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Le  but  de  cet  ouvrage  est  de  réunir  et  d'exposer  les  connaissances  théo- 
riques et  pratiques  nécessaires  pour  amener  et  distribuer  les  eaux  dans 
tous  les  endroits  où  le  besoin  peut  s'en  faire  sentir.  Car,  bien  que  nous 
nous  y  occupions  plus  spécialement  des  distributions  d'eau  à  faire  dans  les 
villes,  on  conçoit  que  les  mêmes  principes  et  les  mômes  procédés  sont  ap- 
plicables aux  irrigations  de  l'agriculture. 

Il  serait  superflu  d'énumérer  les  nombreux  usages  auxquels  l'eau 
peut  servir  ;  indispensable  à  la  vie  des  hommes  et  des  animaux,  à  la 
végétation  des  plantes,  elle  se  trouve  nécessairement  partout  où  ils 
existent.  Néanmoins,  malgré  Tabondance  avec  laquelle  elle  est  ré- 
pandue à  la  surface  du  sol,  elle  manque  souvent  sur  certains  points  où 
elle  serait  le  plus  utile;  il  n'y  a  guère  de  champ  qu'elle  ne  puisse 
rendre  plus  fertile,  de  ville  qu'elle  ne  puisse  rendre  plus  salubre, 
d'endroit,  ville  ou  campagne,  qu'elle  ne  puisse  embellir.  Aussi,  de  tout 
temps,  l'homme  a-t-il  fait  de  grands  travaux  et  de  grands  sacrifices 
pour  tirer  le  meilleur  parti  possible  des  eaux  qui  sont  à  sa^  disposition. 
Les  anciens,  qui  ne  connaissaient  pas  les  variétés  et  les  raffinements  du 
luxe  amenés  par  les  progrès  de  la  civilisation ,  consacraient  des  sommes 
considérables  à  la  conduite  des  eaux,  à  l'établissement  des  fontaines 
et  des  bains  publics.  Toutes  les  villes  dont  l'origine  remonte  à  Tépoque 
de  la  domination  romaine  conservent  des  traces  des  magnifiques  aque- 
ducs que  ce  peuple  conquérant  ne  manquait  pas  de  construire  partout  où 
il  s'établissait  d'une  manière  permanente.  Dans  les  temps  plus  rappro- 
chés de  nous,  quoique  les  progrès  successifs  de  l'industrie,  de  la  physi- 
que et  de  la  mécanique,  eussent  fait  découvrir  de  nouveaux  usages  de  l'eau 
et  rendu  les  travaux  hydrauliques  beaucoup  plus  faciles  et  moins  dispen- 
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dieux  qu'ils  n'étaient  autrefois  ^  on  en  a  beaucoup  moins  exécuté ,  et 
on  a  même  laissé  dépérir  ceux  que  les  anciens  avaient  établis.  Ce  n'est 
guère  que  sous  Louis  XIV  qu'on  a  fait,  en  France,  de  nouvelles  tentatives 
pour  se  procurer  artificiellement  de  l'eau  jaillissante  sur  des  points  na- 
turellement arides.  Encore  ces  tentatives  étaient-elles  restreintes  à  une 
seule  ville,  ou  plutôt  à  T embellissement  d'un  parc.  Paris  manquait  d'eau, 
ou  n'avait,  sous  ce  rapport,  que  des  ressources  tout  à  fait  incomplètes  et 
insignifiantes.  La  plus  considérable  était,  sans  contredit,  l'aqueduc  d'Ar- 
cueil  dont  l'origine  remonte  à  l'empereur  Julien ,  et  qui  fournit  à  peine 
100  pouces  d'eau.  Ce  n'est  réellement  qu^en  1802  que  commencèrent,  pour 
Paris,  les  travaux  d'une  distribution  en  rapport  avec  l'importance  de  cette 
ville,  et  ces  travaux,  lentement  conduits,  souvent  interrompus,  ne  sont 
pas  encore  aujourd'hui  terminés.  D'après  ce  qui  s'est  passé  à  Paris,  on 
peut  juger  de  ce  qui  s'est  passé  dans  le  reste  de  la  France. 

Cependant,  depuis  quelques  années,  on  commence  à  mieux  apprécier 
les  services  que  peut  rendre  un  intelligent  emploi  des  eaux;  des  travaux 
importants  sont  entrepris  pour  les  élever,  les  conduire  et  les  distiibuer; 
et  nous  ne  doutons  pas  qu'ils  ne  soient  appelés  à  prendre  une  grande 
extension. 

Un  des  motifs  les  plus  puissants  qui  doivent  déterminer  les  administra- 
tions municipales  à  établir  des  distributions  d'eau,  c'est  que  ces  entreprises 
se  prêtent  plus  que  toutes  les  autres  à  un  morcellement  qui  permet  de  ré- 
partir les  allocations  sur  un  grand  nombre  d'années,  sans  que  les  sacrifices 
antérieurs  restent  stériles.  Il  n'en  est  pas  ainsi  de  la  plupart  des  travaux 
publics,  qui  en  général  ne  deviennent  utiles  que  quand  ils  sont  achevés.  On 
ne  peut  se  servir  d'un  nïarché,  d'un  théâtre,  que  lorsqu'ils  sont  couverts; 
on  ne  peut  passer  sur  un  pont  que  lorsque  la  dernière  arche  est  fermée,  et 
si  des  circonstances  obligent  à  interrompre  les  travaux,  ce  qu'on  a  fait  jus- 
qu'alors  est  à  peu  près  perdu.  Au  contraire,  dès  que  les  premières  dépenses 
sont  faites,  une  distribution  d'eau  donne  immédiatement  des  résultats  utiles, 
et  chaque  nouvelle  dépense  vient  successivement  les  accroître.  Nul  doute 
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que  si  tout  ce  qui  se  rattache  à  cette  question  était  plus  connu  soit  des 
administrateurs 9  soit  des  ingénieurs ,  les  travaux  de  distribution  d'eau 
prendraient  un  développement  bien  plus  grand  qu'ils  ne  Font  fait  jusqu'à 
ce  jour.  Mais  les  ouvrages  qui  s'occupent  de  ces  matières  sont  rares.  Un 
de  nos  prédécesseurs,  M.  Emmery,  disait  {Statistique  des  eaux  de  la  ville 
a  de  Paris,  1839)  :  «L'expérience  apprend  encore  que  le  nombre  des 
a  hommes  généreux  qui  consentent  à  mettre  en  commun  et  avec  abandon 
«  tout  ce  qu'ils  savent,  que  ce  nombre ,  disons-nous,  est  fort  restreint; 
«  presque  toujours,  l'homme  spécial  a  un  grand  intérêt  à  se  rendre  néces- 
a  saire  :  par  calcul,  il  a  l'égoisme  raisonné  de  ne  communiquer  aux  autres 
a  que  le  moins  possible^  de  faire  de  tout  un  service  public,  une  sorte  d'ar- 
«  canum;  et  de  là  le  tort,  pour  ainsi  dire  volontaire,  de  laisser  périr, 
«  presque  avec  chaque  génération,  les  plus  précieux  documents. 

«  Toujours  est-il  que  nous  pourrions  citer  des  distributions  d'eaux  pu- 
«  bliques  qui  sont  devenues,  dans  certaines  villes,  le  monopole  d'une  fa- 
«  mille,  et  nous  affirmerons  au  moins  que  lorsque  nous  sommes  arrivé  à  la 
«  direction  des  eaux  de  Paris^  c'est  avec  toutes  les  peines  imaginables  que 
a  nous  avons  pu  ressaisir  les  fils  de  cet  immense  service.  » 

Ce  qu'un  de  nos  prédécesseurs  disait  de  la  partie  matérielle  des  distri- 
butions d'eau^  on  peut  le  dire  aussi  de  la  partie  intellectuelle.  Et  si,  il  y  a 
quatre  ans,  en  prenant  la  direction  des  eaux  de  Paris ,  nous  n'avons  pas 
éprouvé  les  mêmes  difficultés  que  M.  Emmery  pour  saisir  le  fil  qui  devait 
nous  conduire  dans  ce  labyrinthe,  nous  en  avons  trouvé  de  bien  grandes 
encore  pour  compléter  les  notions  théoriques  et  pratiques  qui  nous  étaient 
nécessaires. 

Quelques  ouvrages  d'hydraulique  ont,  il  est  vrai,  traité  certaines  ques- 
tions qui  se  rattachent  aux  distributions  d'eau;  mais  leurs  auteurs,  n'ayant 
pas  eu  l'occasion  de  mettre  leurs  théories  en  pratique,  ont  presque  tou- 
jours donné  des  développements  exagérés  à  celles  qui  avaient  peu  d'im- 
portance au  point  de  vue  de  l'exécution,  et  passé  sous  silence  ou  à  peine 
effleuré  beaucoup  d'autres  qui^  à  ce  même  point  de  vue,  en  avaient  bien 
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davantage.  D'ailleurs,  les  Dotions  théoriques  no  suffisent  pas  pour  exécuter 
une  distribution  d'eau;  il  ne  s'agit  pas  seuleiMnt  de  déterminer  la  section 
d'un  aqueduc  ou  le  diamètre  d'un  tuyau,  il  faut  encore  savoir  quels  maté- 
riaux doivent  être  employés,  les  précautions  à  prendre  dans  leur  emploi,  etc. 
Or,  ces  notions  pratiques  se  trouvent  éparses  dans  des  notices,  dans  des 
mémoires  écrits  par  des  ingénieurs,  qui,  après  avoir  établi  des  cUstributions 
d'eau,  ont  fait  connaître  les  procédés  dont  ils  s'étaient  servis.  M.  d'Âu- 
buisson ,  entre  autres,  a  publié  sur  la  distribution  de  Toulouse  un  très^ 
utile  et  très*remarquable  travail.  Mais  personne,  avant  M.  Genieys»  ne 
s'était  occupé  d'une  manière,  exclusive  et  spéciale  de  la  question  de  la 
distribution  des  eaux,  considérée  à  un  point  de  vue  général. 

Aussi  l'ouvrage  de  cet  habile  et  laborieux  ingénieur,  épuisé  depuis  long- 
temps, eût-il  été  réimprimé  ^,  depuis  vingt-cinq  ans,  la  fabrication  des 
tuyaux  et  tout  ce  qui  concerne  la  partie  technique  de  la  question  n'avaient 
été  profondément  modifiés.  Enfin,  la  partie  théorique  laisse,  selon  nous, 
beaucoup  à  désirer;  du  moins,  nous  n'y  avons  pas  trouvé  la  solution 
des  nombreuses  questions  que  nous  présentait  journellement  la  distri- 
bution des  eaux  de  Paris  et  qui  nous  ont  demandé  de  longues  et  pénibles 
recherches.  C'est  pour  les  épargner  à  tous  ceux  qui  auraient  des  travaux 
de  distribution  d'eau  à  projeter  ou  à  exécuter  que  nous  publions  cet  ou- 
vrage. Nous  le  faisons  suivre  d'un  extrait  de  celui  de  Genieys,  contenant 
la  partie  à  laquelle  le  temps  a  conservé  toute  sa  valeur.  Voici,  du  reste, 
le  plan  que  nous  avons  suivi. 

Nous  nous  occupons  d'abord  de  la  quantité  et  de  la  qualité  des  eaui  à 
distribuer.  La  première  question  ne  peut  guère  être  résolue  que  par  Tob- 
servation  de  la  consommation  de  l'eau  dans  les  villes  où  existent  des  dis- 
tributions ;  nous  avons  recueilli  sur  ce  sujet  le  plus  de  faits  qu'il  nous  a 
été  possible.  La  seconde,  en  ce  qui  concerne  l'influence  des  matières  que 
les  eaux  naturelles  tiennent  en  dissolution,  est  plutôt  du  ressort  du  mé- 
decin et  du  chimiste  que  de  celui  de  l'ingénieur;  aussi,  avons-nous  été 
obligé  de  &ire  de  nombreux  emprunts  aux  autorités  les  plus  compétentes. 
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et  surtout  à  Y  Annuaire  des  eaux.  Malgré  les  difficultés  que  nous  présentait 
cette  partie  du  trayail,  nous  croyons  cependant  être  parvenu  à  réunir 
toutes  les  notions  nécessaires  pour  qu'un  ingénieur  puisse,  sinon  résoudre 
omplétement  la  question  d'hygiène,  du  moins,  consulter  avec  fruit  les 
hommes  spéciaux.  Quant  aux  matières  insolubles  qui  se  trouvent  en  sus- 
pension dans  les  eaux,  nous  exposons  les  divera  procédés  de  filtrage  em- 
ployés en  petit  et  en  grand,  tant  en  France  qu'en  Angleterre.  C'est  là,  il  faut 
le  reconnaître,  une  question  qui  est  loin  d'être  résolue  d'une  manière  com- 
plète et  satisfaisante;  le  plus  beau  succès  sous  ce  rapport  a  été  obtenu  par 
M.  d'Àubuisson,  et  nous  avons  pensé  qu'on  nous  saurait  gré  d'avoir  placé 
à  la  fin  de  notre  ouvrage  la  partie  du  Mémoire  de  cet  habile  ingénieur 
relative  aux  filtres  naturels  de  la  distribution  de  Toulouse. 

On  trouvera,  dans  le  second  chapitre,  un  exposé  des  divers  modes  de  dis- 
tribution et  d'exploitation  des  eaux.  Nous  y  signalons  les  avantages  du  sys- 
tème continu,  les  inconvénients  du  jaugeage  ;  après  avoir  discuté  les  divers 
modes  d'abonnement,  nous  cherchons  à  faire  prévaloir  l'abonnement  à 
forfait  et  à  discrétion,  basé  soit  sur  une  évaluation  préalable  de  la  con- 
sommation, soil  sur  l'importance  du  loyer. 

Le  chapitre  III  résume  les  principes  et  les  théorèmes  généraux  de  l'hy- 
draulique qui  servent  de  point  de  départ  pour  l'établissement  des  formules 
relatives  au  mouvement  de  l'eau  dans  les  conduites  forcées.  Dans  les  cha- 
pitres IV,  V,  VI  et  VII,  nous  considérons  successivement  le  débit  à  l'extré- 
mité d'une  conduite  simple  à  diamètre  constant  ou  à  diamètre  variable,  et 
celui  d'une  conduite  complexe,  c'est-à-dire  d^un  réseau  de  tuyaux  débou- 
chant par  un  ou  plusieurs  orifices.  Des  formules  simples  et  d'un  calcul  facile 
ramènent  les  conduites  les  plus  compliquées  au  cas  de  la  conduite  à  dia- 
mètre constant.  Nous  passons  ensuite  au  débit  uniforme  en  route,  soit  uni- 
que, soit  accompagné  d'un  débit  d'extrémité;  c'est  le  cas  qui  se  présente 
le  plus  ordinairement  dans  la  pratiqué,  ou  du  moins  celui  qui  sert  de  base 
à  la  plupart  des  calculs.  Car,  lorsqu'on  projette  une  distribution,  il  règne 
toujours  une  certaine  incertitude  sur  le  nombre,  l'emplacement  etl'im- 
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portance  des  prises  d'eau  qui  seront  faites  sur  chacune  des  conduites, 
et  alors  Tingénieur  n'a  rien  de  mieux  à  Taire  que  de  supposer  leur  débit 
uniforme.  Nous  dérerminons  en  même  temps,  pour  tous  les  cas,  les  lignes 
de  charge,  c'est-à-dire  celles  qui  limitent  la  hauteur  où  Teau  peut  s'élever 
en  chaque  point  de  la  conduite.  Il  ne  suffit  pas,  en  effet,  qu'un  tuyau  puisse 
fournir  le  débit  qu'on  lui  demande  soit  en  route,  soit  à  l'extrémité,  il  faut 
encore  que  chaque  partie  du  débit  puisse  s'élever  à  la  hauteur  de  roritice 
par  lequel  elle  doit  s'écouler. 

Ces  recherches  ont  pour  but  de  déterminer  les  diamètres  des  diverses 
portions  de  conduite  qui  entrent  dans  une  distribution.  Comme  le  prix 
des  tuyaux  est  à  peu  près  proportionnel  à  leur  diamètre,  on  comprend 
toute  l'importance  de  la  question  au  point  de  vue  de  l'économie.  Cette 
détermination  du  diamètre  des  conduites  exige  qu'on  se  rende  compte 
des  rôles  divers  qu'elles  peuvent  jouer  dans  une  distribution  ;  car  tantôt 
elles  alimentent  des  réservoirs,  lorsque  la  consommation  d'eau  est  faible, 
tantôt  elles  sont  alimentées  par  eux,  lorsque  la  consommation  est  consi- 
dérable. On  peut,  en  établissant,  sur  quelques  points  de  la  distribution 
convenablement  choisis,  des  réservoirs  d'une  certaine  capacité,  diminuer 
sensiblement  le  diamètre  des  conduites.  Si  la  consommation  était  régu- 
lière, si,  par  exemple,  une  conduite  qui  doit  débiter  par  jour  86,400  litres 
pouvait  faire  son  service  en  débitant  1  litre  par  seconde,  il  serait  inutile 
d'avoir  recours  à  des  réservoirs  qui,  ne  s*emplissant  et  ne  se  vidant  jamais, 
ne  sauraient  rendre  aucun  service;  mais  la  consommation  du  jour  est,  en 
général,  différente  de  celle  de  la  nuit,  et  la  conduite,  à  qui  on  ne  demande 
en  moyenne  qu'un  litre  par  seconde  doit  souvent  pouvoir  en  débiter  15  ou 
20  dans  certains  moments.  On  peut  résoudre  le  problème  par  une  augmen- 
tation suffisante  du  diamètre,  mais  on  le  peut  aussi  par  l'établissement  de 
réservoir^  placés  sur  le  parcours  de  la  conduite.  Nous  avons  cherché  à 
distinguer,  dans  le  chapitre  VII,  les  circonstances  dans  lesquelles  on  doit 
préférer  l'une  ou  l'autre  de  ces  solutions.  Dans  le  chapitre  YIII,  la  théorie 
des  conduites  forcées  se  termine  par  des  considérations  sur  la  résistance 
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qu'elles  doivent  présenter,  par  l'exposé  et  Texamen  des  formules  empiri- 
ques dont  on  s'est  servi  jusqu'à  présent  pour  déterminer  l'épaisseur  de 
leurs  parois. 

Les  chapitres  IX  et  X  sont  consacrés  à  l'étude  de  l'écoulement  de  l'eau 
dans  les  conduites  libres,  et  de]a  construction  des  divers  ouvrages,  rigoles, 
aqueducs,  égouts,  pierrées,  où  cet  écoulement  peut  avoir  lieu.  La  section 
d'une  conduite  forcée  est  presque  toujours  circulaire,  mais  celle  d'une 
conduite  libre  est  arbitraire,  du  moins  en  grande  partie.  11  faut  donc, 
pour  ces  conduites,  non-seulement  déterminer  la  surface  de  la  section , 
mais  son  profil,  do  manière  à  satisfaire  le  mieux  possible  à  toutes  les 
conditions  qui  concernent  le  mouvement  de  l'eau  et  la  nature  de  Tou-- 
vrage  dans  lequel  elle  doit  s'écouler,  rigole,  aqueduc  couvert  ou  découvert. 
Enfin ,  la  question  la  plus  importante  de  la  conduite  des  eaux  est  de 
reconnaître  les  circonstances  dans  lesquelles  il  convient  d'adopter  soit 
l'écoulement  libre,  soit  l'écoulement  forcé,  car  presque  partout  le  choix 
entre  ces  deux  moyens  est  possible ,  et  nous  pensons  qu'on  a  trop  souvent 
donné  la  préférence  aux  conduites  libres,  parce  que  leur  construction 
est  plus  familière  aux  ingénieurs,  et  donne  lieu  à  des  travaux  plus  ca- 
pables d'attirer  l'attention  publique.  Nous  croyons  avoir  démontré,  par 
des  exemples,  que  les  ponts-aqueducs,  les  ponts  à  siphons,  et  tous  ces 
monuments  d'une  construction  gigantesque,  doivent  être  aujourd'hui 
remplacés  par  de  simples  tuyaux  enfouis  sous  le  soi. 

Des  considérations  sur  la  construction  des  égouts  et  des  galeries  termi- 
nent le  chapitre  X.  Quoique  ces  ouvrages  ne  soient  pas  indispensables 
aux  travaux  d'une  distribution  d'eau,  ils  en  sont  souvent  une  conséquence 
immédiate.  Si  l'eau  est  presque  toujours  un  bienfait,  elle  est  quelque- 
fois un  inconvénient,  et  on  doit  la  faire  disparaître  de  la  surface  du  sol, 
dès  qu'elle  est  corrompue  par  les  matières  étrangères  qu'elle  entraîne  avec 
elle.  Un  des  buts  principaux  des  distributions  d'eau  est  l'assainissement  des 
villes:  il  serait  bien  incomplètement  atteint  si,  en  répandant  de  l'eau  âur 
les  voies  publiques,  on  no  l'en  faisait  sortir  que  lorsqu'elle  les  aurait 
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parcourues  dans'toute  leur  étendue.  Les  égouts  étant  d'ailleurs  des  ouvrages 
qui  servent  à  conduire  les  eaux,  le  système  de  leur  construction  se  rattache 
naturellement  à  celui  des  aqueducs. 

L'eau  nécessaire  pour  faire  une  distribution  ne  se  trouve  pas  toujours  à 
une  hauteur  convenable,  et  il  faut  l'y  élever  artificiellement.  Le  nombre 
des  machines  qui  servent  à  cet  usage  est  très-varié  :  on  peut  y  employer 
des  moteurs  animés,  des  hommes,  des  chevaux,  etc.; des  moteurs  inanimés, 
tels  que  le  vent,  Teau,  Tair,  la  vapeur,  etc.  Chaque  système  de  machine  fait 
l'objet  de  traités  spéciaux,  beaucoup  plus  importants  et  plus  volumineux  que 
le  nôtre.  U  nous  était  donc  impossible  d'entrer  dans  l'examen  détaillé  des 
machines  qui  servent  à  élever  les  eaux.  Mais  il  nous  a  semblé,  cependant, 
qu'il  y  a  dans  la  plupart  d'entre  elles,  à  cause  de  leur  destination  com- 
mune, des  difficultés,  des  mouvements,  des  appareils,  qui  leur  sont  aussi 
communs,  et  qui  se  trouvent  par  conséquent  susceptibles  de  faire  l'objet 
d'une  étude  spéciale.  Tel  est  le  sujet  du  chapitre  X[.  Les  oi^anes  des  ma- 
chines élévatoires  ayant  ordinairement  des  mouvements  alternatifs,   il 
en  résulte  dans  la  masse  d'eau  élevée  un  mouvement  varié,  dont  il  nous  a 
paru  utile  d'examiner  les  diverses  circonstances;  cette  masse  d'eau,  chassée 
presque  toujours  dans  une  longue  conduite,  tend  à  y  prendre  une  vitesse 
uniforme,  qui  contrarie  les  mouvements  alternatifs  des  machines  éléva-- 
toires.  Pour  vaincre  ces  difficultés,  on  a  été  obligé  d'avoir  recours  à  divei*s 
appareils,  tels  que  les  châteaux  d'eau,  les  colonnes  d'eau,  les  réservoirs 
d'air  :  nous  avons  donc  dû  essayer  d'en  présenter  la  théorie.  Ei^fin,  nous 
appliquons  les  principes  que  nous  venons  d'exposer  au  calcul  du  mouve- 
ment des  machines  à  vapeur  du  système  Cornv^all,  parce  que  ce  sont  elles 
qui,  jusqu'à  présent,  ont  donné,  dans  les  travaux  d'épuisement,  les  résul- 
tats les  plus  avantageux,  et  qu'étant  dépourvues  de  volant,  leur  mouvement 
présente  des  phénomènes  particuliers  qui  n'ont  pas  encore  été  étudiés. 

Pour  faire  une  distribution  d'eau ,  il  suffit  d'amener,  à  chacun  des 
orifices  à  desservir,  une  conduite  branchée  sur  un  réseau  tracé  d'une 
manière  quelconque;  le  calcul   donne   alors,  d'une  manière  précise, 
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le  diamètre  de  chacune  des  conduites,  et  le  problème  se  trouve  résolu 
au  point  de  vue  de  Talimentation,  c'est-à-dire  que  chacun  des  orifices 
débite  la  quantité  d'eau  qui  lui  est  demandée.  Mais,  parmi  tous  les  réseaux 
qu'on  peut  adopter,  il  y  en  a  toujours  un  qui  donne  le  minimum  de  dépense. 
Indiquer  les  règles  générales  qui  peuvent  servir  à  le  tracer,  y  déterminer 
l'emplacement  des  réservoirs,  et  des  robinets  d'arrêt  et  de  décharge,  tel 
est  l'objet  du  chapitre  XII,  qui  termine  ce  qu'on  peut  appeler  la  partie  théo- 
rique de  la  question. 

Le  chapitre  XUI  traite  de  la  partie  pratique,  c'est-à-dire  de  l'exécu- 
tion et  de  l'entretien  des  travaux,  de  la  construction  des  réservoirs,  de 
la  fabrication  des  tuyaux  en  fonte,  en  plomb,  en  tôle  et  bitume,  des  di- 
vers modes  d'assemblage  et  de  prise  d'eau,  des  divers  systèmes  de  ro- 
binets d'arrêt,  de  décharge,  de  jauge,  de  puisage,  des  bornes-fontaines,  et, 
en  général,  de  tous  les  travaux  de  fontainerie  que  comporte  une  distribu- 
tion. Cette  partie  technique  est  complétée  par  les  documents  rassemblés 
dans  le  chapitre  XIY.  Ils  consistent  principalement  dans  les  cahiers  des 
chaînes  imposées  aux  entrepreneurs  de  la  distribution  de  Paris,  où  se  trou- 
vent les  conditions  qui  peuvent  assurer  une  bonne  exécution  et  un  entretien 
soigné.  La  forme  de  ces  pièces  nous  a  paru  la  plus  propre  à  donner  les  ren^ 
seignements  qu'on  peut  désirer,  tout  en  facilitant  le  travail  que  les  ingé- 
nieurs auraient  à  faire.  Â  l'aide  de  légères  modifications,  les  devis  de  la 
distribution  de  Paris  peuvent  devenir  ceux  d'une  distribution  quelconque; 
il  est  évident  qu'il  y  a  des  soins,  des  précautions,  qui  partout  t»ont  indis- 
pensables pour  le  succès  de  ces  sortes  d'entreprises,  et  qu'en  modifiant  cer^ 
tains  prix  élémentaires,  suivant  les  circonstances  locales,  on  peut  rendre 
applicables  à  toutes  les  localités  les  prix  établis  primitivement  pour  l'une 
d'elles. 

Des  tables  destinées  à  faciliter  les  calculs  relatifs  au  mouvement  de  l'eau 
dans  les  conduites  terminent  l'ouvrage  ;  elles  sont  précédées  d'une  notice 
qui  en  explique  l'usage  par  de  nombreux  exemples,  où  les  divers  pro- 
blèmes dont  nous  avons  donné  la  solution  dans  les  chapitres  précédents 
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sont  passés  en  revue.  C'est  une  espèce  de  résumé  pratique  qui  se  trouve 
à  la  portée  de  ceux  qui  n'auraient  ni  le  temps  ni  les  connaissances 
mathématiques  nécessaires  pour  aborder  la  démonstration  des  foionules 
dont  nous  nous  sommes  servi. 

La  deuxième  partie  renferme  tout  ce  qui,  dans  l'ouvrage  de  Genieys^ 
nous  a  paru  mériter  d*étre  conservé,  ou  ne  pas  faire  double  emploi  avec  ce 
que  nous  tvions  dû  exposer  dans  la  première  partie.  Cet  ingénieur  s'était 
beaucoup  occupé  de  la  partie  historique  de  la  question  ;  et  tout  ce  qu'il  a 
dit,  à  cet  égard,  n'a  rien  perdu  de  son  intérêt;  quant  à  la  partie  théorique 
et  pratique,  puisée  dans  les  ouvrages  des  hydrauliciens  les  plus  habiles  de 
son  temps,  elle  appartient  elle-même  aujourd'hui  à  l'histoire  de  la  science, 
et  il  nous  a  paru  utile  d'en  reproduire  de  nombreux  fragments.  Quand  on 
étudie  une  question,  il  est  avantageux  de  connattre  les  diverses  opinions 
successivement  émises  sur  les  sujets  principaux  qui  s'y  rattachent ,  c'est 
le  moyen  de  mieux  apprécier  les  opinions  et  les  procédés  nouveaux. 

Comme  nous  l'avons  dit  plus  haut,  on  trouvera  aussi,  dans  cette  seconde 
partie,  un  extrait  du  Mémoire  de  d'Âubuisson  concernant  les  filtres  natu- 
rels; c'est  une  excellente  pièce  à  consulter  pour  ceux  qui  auraient  des  tra- 
vaux semblables  à  exécuter. 

Un  atlas,  composé  de  planches  nombreuses,  accontpagne  l'ouvrage 
et  donne  tous  les  détails  nécessaires  pour  l'exécution  des  divers  travaux 
que  comporte  une  distribution  d'eau. 

Ainsi  qu'on  vient  de  le  voir,  l'art  de  conduire  et  de  distribuer  les  eaux 
touche  à  une  foule  de  questions.  Quelques  lecteurs  trouveront,  sans  doute, 
que  quelques-unes  d'entre  elles  n'ont  pas  été  assez  approfondies  :  notre 
excuse  sera  dans  la  difficulté  et  dans  la  nouveauté  du  sujet.  D'autres 
penseront,  au  contraire,  que  tant  de  recherches  et  tant  de  calculs  sont  inu- 
tiles pour  faire  des  travaux  dont  on  venait  parfaitement  à  bout,  à  une 
époque  où  on  ne  connaissait  ni  la  chimie,  ni  la  physique,  ni  la  mécanique. 
Tout  en  convenant  que  peut-être  nous  nous  sommes  trop  étendu  sur  cer- 
tains sujets,  nous  devons  mettre  le  public  en  garde  contre  cette  opinion, 
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qui,  dans  les  questions  industrielles,  tend  à  repousser  comme  inutiles  les 
secours  de  la  théorie.  Sans  doute,  les  Romains  ont  fait  de  magnifiques 
distributions  d'eau,  sans  avoir  les  notions  les  plus  vulgaires  de  physique 
et  de  mécanique;  on  en  a  fait  depuis  les  Romains,  sans  en  savoir  da- 
vantage, et  on  pourrait  en  faire  encore.  La  seule  différence,  entre  ces 
distributions  et  celles  qui  seraient  faites  d'après  une  saine  théorie  et 
avec  les  meilleurs  procédés  pratiques,  est  tout  entière  dans  la  dépense. 
Notre  but  a  donc  moins  été  de  rechercher  les  moyens  de  conduire  les  eaux, 
ce  qui  est  connu  depuis  longtemps,  que  de  rechercher  les  moyens  d'y 
parvenir  avec  le  moins  de  dépense  possible.  Or,  pour  cela,  il  faut  trois 
choses  :  la  théorie,  qui  enseigne  les  principes  généraux  de  certaines 
sciences;  la  pratique,  qui  fait  connaître  les  meilleurs  procédés  industriels 
en  usage  pour  diriger  les  eaux;  enfin  Tinvenlion,  qui  fait  découvrir  les 
combinaisons  les  plus  avantageuses  à  appliquer  aux  diverses  localités.  En 
effet,  il  y  a,  dans  toutes  les  parties  de  l'art  de  l'ingénieur,  des  choses  qui 
peuvent  s'apprendre  et  d'autres  qui  se  trouvent;  c'est  précisément  pour 
cela  que  c'est  un  art.  Par  la  même  raison  que  deux  ingénieurs,  pos- 
sédant au  même  degré  la  théorie  et  la  pratique,  ne  projetteraient  ni  le 
même  chemin  de  fer,  ni  le  même  canal,  ni  le  même  pont,  ils  ne  feraient 
pas  non  plus  le  même  projet  de  distribution  d'eau.  Mais  leurs  projets, 
quoique  très- différents  par  les  résultats,  auraient  cela  de  commun  qu'ils  ne 
contiendraient  ni  certaines  erreur  ni  certaines  fautes  que  les  connais- 
sances théoriques  et  pratiques  permettent  d'éviter.  Réunir  et  exposer  ces 
connaissances,  en  ce  qui  concerne  les  projets  de  distribution  d'eau,  tel  a 
été,  comme  nous  l'avons  dit  en  commençant,  le  seul  but  de  cet  ouvrage. 
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Page   6i^  ligne  17,  au  lieu  de  :  <2=— D,  lisez  :  (f  =:—  D. 

Page  149,  ligne  7,  au  lieu  de:  n^i^^  lisez  :  n*^  54. 

Page  195,  ligne  22,  au  lieu  de  :  fig.  86  ter,  lisez  :  Gg.  87  ter. 

Page  218,  lignes  6  et  13;  au  lieu  de  :  MXDR,  lisez  :  MdXDR. 

Page  243,  ligne  7,  au  lieu  de  :  0»,005,  /i^ejz  :  0",003. 

Page  304,  dernière  ligne,  au  lieu  de  :  fantaisie,  lisez  :  fontainerie. 

Page  344,  supprimiez  les  m  qui  sont  en  tète  des  colonnes  des  coefficients  de  contraction. 
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TRAITE 

DE  U  CONDUITE  ET  DE  LA  DISTRIBUTION 

DES  EAUX 

CHAPITRE  I. 

DE  LA  QUANTITÉ  ET  DE  LA  OUALITË  DES  EAUX  A  DISTRIBUER. -DES  DIVERS  PROCÉDÉS 

DE  FILTRATION  EN  USAGE. 

1.  La  quantité  d'eau  nécessaire  pour  les  nombreux  usages  auxquels  on 
peut  remployer  dans  une  ville  varie  nécessairement  d*un  pays  à  l'autre^ 
suivant  les  climats  et  les  habitudes  locales. 

D'après  les  médecins,  un  homme  dans  des  conditions  moyennes  absorbe  ' 
par  jour  environ  deux  litres  d'eau  (voir  plus  loin).  Voilà  la  quantité  rigou- 
reusement indispensable,  au-dessous  de  laquelle  commencerait  la  souffi^nce 
physique.  Quant  à  la  consommation  pour  l'usage  extérieur  ou  de  propreté, 
on  l'évalue  à  Paris  à  dix-huit  litres.  Ainsi  chaque  habitant  d'une  maison  est 
censé  consommer  vingt  litres  d'eau,  lorsque  cette  eau  lui  est  fournie  à  dis- 
crétion. Mais  nous  ne  parlons  ici  que  de  l'habitant  ordinaire  et  qui  n'exerce 
aucune  des  professions  qui  consomment  beaucoup  d'eau,  telles  que  celles 
des  teinturiers,  brasseurs,  bains  et  lavoirs  publics,  etc. ,  etc.  Nous  ne  parlons 
pas  non  plus  des  animaux  domestiques,  des  chevaux  surtout,  si  nombreux 
dans  les  villes,  de  l'alimentation  des  machines  à  vapeur,  de  l'arrosement  des 
jardins  :  en  tenant  compte  de  toutes  ces  consommations,  qui  peuvent  être 
considérées  comme  proportionnelles  au  nombre  des  habitants,  on  arrive 
au  chiffre  moyen  de  cinquante  litres  par  habitant.  Voici  du  reste  quelles 
sont,  à  Paris,  les  bases  des  évaluations  pour  les  abonnements  : 
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Par  personne 20»iw« 

Par  cheval 75 

Par  voiture  de  luxe  à  deux  roues 40 

—         —        à  quatre  roues 75 

Par  mètre  carré  de  jardin,  500  litres  par  an,  par  jour i,50 

Par  force  de  cheval  d'une  machine  à  haute  pression 4,50 

—  —  à  détente  et  condensation.   .  iO 

—  —  à  basse  pression 20 

Par  bain 300 

Par  litre  de  bière  faite 4 

Les  autres  industries  sont  évaluées  au  moyen  de  renseignements  parti- 
culiers pris  dans  les  établissements. 

En  dehors  des  usages  domestiques  ou  industriels.  Peau  est  employée  à 
des  usages  publics,  pour  arrosement  de  la  voie  publique,  pour  laver  les 
ruisseaux  des  rues,  les  égouts,  enfin  à  des  écoulements  de  luxe,  tels  que 
les  fontaines  monumentales,  jets  d'eau,  entretien  de  pièces  d'eau  ou  ri- 
vières artificielles.  Ces  divers  besoins  sont  fort  difGciles  à  évaluer;  nous 
ne  pouvons  fournir  à  leur  égard  que  des  renseignements  assez  vagues. 

A  Paris,  chaque  arrosement  de  là  voie  publique  consomme  environ  un 
litre  par  mètre  carré.  Dans  les  grandes  chaleurs,  on  en  fait  souvent  trois 
par  jour.  Pour  laver  les  ruisseaux,  il  faut  une  borne-fontaine  sur  chaque 
sommet  de  pente;  à  Paris,  on  devait  lui  faire  répandre  10*"-**  d'eau  par 
jour.  L'insuffisance  actuelle  du  diamètre  des  conduites  fait  réduire  cettd 
quantité  à  5  ou  &^'^\  Quant  à  la  dépense  des  fontaines  monumentales, 
elle  est  excessivement  variable;  nous  ne  pouvons  donner  que  quelques 
exemples  des  fontaines  les  plus  connues  de  Paris,  qui  pourront  servir  de 
terme  de  comparaison  pour  celles  qu'on  voudrait  établir. 

Gerbe  du  Palais-Royal 23  litres  par  secondé. 

Place  Saint-Georges 1'  — 

Place  Richelieu 9'  — 

Fontaine  de  la  place  de  la  €k>ncorde  (chaque) .  56  — 

Gerbe  du  rond-point  des  Champs-Elysées  •  25  — 

On  trouvera  dans  le  tableau  suivant  la  quantité  d'eau  distribuée  dans 
diverses  villes. 
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NOMS  PE8  VILLES. 


Rome  (sources) 

Dijon  (source) 

Carcassonne  (rivière) 

Gènes 

Glascow 

Londres  (depuis  1829) . . . . 

Narbonne  (rivière) 

Toulouse  (rivière) 

Genève  

Piiiladelphie 

Grenoble  (sources) 

Vienne  (IsèreJ  (sources) . . 

Montpellier  (source) 

Greenoch 

Clermont  (source) 

Edinibourff 

Le  Havre  (sources) 

Lons-te-Saulnier  (sources). 

Gray  (rivière) 

Manchester 

Ângoulêtne  (rivière) 

Chaumont  (rivière) 

Liverpooi  (sources) 

Metz  (sources) 

Saint-Etienne  (rivière)..  •  • 

Dôle  (rivière) 

Béziers  (rivière) 

Paris  (sources  et  rivière) . . 


QtJANTITÉ  D*EAU 
1DTAU 

en  poQces  '. 


7,800» 

SOS  à  900 

moyenne  300 

» 

maxim.     100 
208  à  260 

» 

moyenne 

environ 

environ 

moyenne 

méprenne 
environ 

18  à 
» 
environ 

10  à 

40  à 
mo][enne 
environ 
moyenne 


80 

40 

100 

75 

75 
20 
20 

30 
12 

45 
40 
10 
10 


environ  3,000« 


NOMBRE  DE  LrTRES 
cl  par  habitant, 


80  h 
62  à 


60 
60 
60 
50 


9441 
198  à  678 
300  à  400 
100  à  120 
100 
98 
85 
78 
74 
70 
65 
65 
60 
57 
55 
50 
45 
45 
45 
44 
40 
35 
28 
25 
25 
20 
14 
60 


50  à 


40 
40 
40 

35 
30 


20  à 
20à 
15  à 
12  à 


OBSERVATIONS. 


2,500«  d'eau  de  l'Oarr q  ne  sont  pas 
distrilwés;  la  disiribaiion  va  être  por- 
tée à  o,ooo«  on  à  130  lit.  par  habiunl. 


Rien  n'est  donc  si  variable  que  la  quantité  d'eau  distribuée  dans  les 
villes.  Cela  tient  à  plusieurs  causes.  D'abord,  c'est  que  la  quantité  d'eau 
distribuée  n'est  pas  toujours  la  seule  consommée.  Quand  une  distribution 
est  récente,  les  anciens  moyens  d'alimentation^  puits,  pompes,  ruisseaux, 
réservoirs,  etc.,  continuent  d'en  fournir  pendant  longtemps.  Â  Paris,  par 
exemple,  presque  toutes  les  maisons  ont  encore  leur  pompe  ou  leur  puits,  et 
beaucoup  d'habitants  ne  prennent  à  la  distribution  que  l'eau  qui  doit  servir 
à  la  boisson  ou  à  la  cuisson  des  aliments.  Les  usages  publics  de  l'eau  sont 
ensuite  très-variables  d'une  ville  à  l'autre.  Â  Londres,  on  ne  lave  jamais 
les  ruisseaux,  mais  on  envoie  une  grande  quantité  d'eau  dans  les  watter- 
closels,  qui  sont  en  communication  directe  avec  les  égouts.  Â  Faris^  ce 

'  Le  pouce  d'eau,  qu'on  désigne  ainsi  1«,  correspond  à  environ  20"-«-  par  24  heures.  —  Voir 
plus  loin  le  Vocabulaire  de  Genieys  pour  ce  mot  et  pour  tous  les  mots  techniques  qu'on  rencoB- 
tnvt  dans  le  texte. 
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dernier  écoulement  n'a  lieu  que  dans  les  maisons  riches,  et  encore  avec 
beaucoup  de  parcimonie ,  attendu  qu'il  en  coûte  10  fr.  par  mètre  cube 
pour  retirer  l'eau  introduite  dans  les  fosses.  Â  Londres,  il  n'y  a  de  fontaines 
monumentales  que  sur  une  seule  place,  et  quelles  fontaines  !  Â  Paris,  dont 
la  population  est  moitié  moindre,  il  y  en  a  54,  la  plupart  d'un  grand  débit. 
La  richesse  tles  habitants,  les  habitudes  de  propreté  influent  beaucoup  sur 
la  consommation.  On  a  constaté  à  Glascow  que  des  pauvres  qui  avaient  de 
*'eau  à  discrétion,  au  moyen  de  robinets  placés  dans  des  cours,  n'en  con- 
:ommaient  que  4^,50  par  tète,  tandis  qu'à  Paisley  ils  en  consommaient 
6,30  dans  les  mêmes  circonstances,  parce  que  les  maisons  étaient  moins 
hautes.  A  mesure  qu'on  diminue  les  sacrifices  nécessaires  pour  se  procurer 
de  l'eau,  la  consommation  augmente. 

2.  Lors  donc  qu'on  projette  une  distribution  pour  une  ville,  il  faut 
tenir  compte,  dans  une  juste  mesure,  des  besoins  présents  et  des  besoins 
à  venir  :  non  pas  qu'il  faille  dès  Torigine  faire  tous  les  sacrifices  néces- 
saires pour  doubler  ou  tripler  la  distribution,  loin  de  là  ;  les  sommes  ainsi 
inutilement  dépensées  représenteraient  par  la  suite  un  capital  beaucoup 
plus  considérable  que  celui  qui  serait  nécessaire  pour  compléter  la  distri- 
bution. Il  faut,  au  contraire,  donner  à  tous  les  travaux  des  dispositions 
qui  permettent  d'augmenter  la  distribution  avec  le  moins  de  perte  possible. 
Il  ne  faut  pas  qu'une  économie  de  1  fr.,  faite  aujourd'hui,  amène  une  dé- 
pense de  10  fr.  dans  vingt  ans.  Si,  par  exemple,  les  besoins  d'une  viUe 
n'exigeaient  que  200^,  et  que  la  distribution  dût  être  alimentée  au  moyen 
de  sources  amenées  par  un  aqueduc,  ce  serait  une  faute  que  de  ne  pas 
amener  300"",  si  tel  était  le  produit  des  sources,  parce  que,  comme  on  le 
verra  plus  tard,  cela  n'entraînerait  qu'à  une  augmentation  de  dépense 
insignifiante ,  et  il  serait  toujours  facile  de  trouver  un  usage  immédiat 
quelconque  pour  les  eaux  surabondantes. 

3.  Enfin,  il  faut  éviter  dans  ces  évaluations  les  erreurs  qui  résultent 
de  l'abus  qu'on  fait  trop  souvent  de  l'introduction  dans  les  calculs  de 
quantités  moyennes,  soit  pour  l'alimentation,  soit  pour  la  consommation. 
La  consommation  d'eau  est  très-variable  suivant  les  saisons.  Si  une  ville 
consomme  200  pouces  en  moyenne,  il  est  très-possible  que  la  consom- 
mation pendant  les  grandes  chaleurs  s'élève  à  250  et  même  à  300<>,  tandis 
qu'elle  tombera  à  150  et  même  à  100.  pendant  l'hiver  et  les  jours  plu- 
vieux. Si  donc  l'alimentation  se  fait  par  une  machine  à  vapeur,  il  faudra 
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qu'elle  soit  capable  d'élever  300''  en  vingt-quatre  heures,  mais  l'excé- 
dant de  charbon  brûlé  pendant  certains  jours  sera  compensé  par  la 
diminution  qui  aura  lieu  dans  d'autres,  et  pourra  se  calculer  sur  SOO^.  Si 
l'alimentation  se  fait  au  moyen  de  sources  amenées  par  des  aqueducs,  il 
faudra  que  le  minimum  du  produit  des  sources  soit  suffisant  pour  le 
maximum  de  consommation.  Or,  rien  n'est  variable  comme  le  produit 
des  sources,  non-seulement  d'une  saison  à  l'autre,  mais  d'une  année  à 
l'autre  K  Lors  donc  qu'on  a  recours  à  ce  moyen  d'alimentation,  il  faut  se 
mettre  en  garde  contre  celte  in*égularilé  de  produit ,  et  ne  compter  que 
sur  le  minimum.  Cependant,  lorsque  la  distribution  comporte  plusieurs 
moyens  d'alimentation,  oette  irrégulai*ité  n'a  pas  les  mêmes  inconvénients, 
et  on  peut  utiliser  le  produit  entier  de  la  source.  Supposons  qu'une  dis- 
tribution, dont  la  dépense  maximum  est  de  300^,  soit  alimentée  1^  par 
une  source  dont  le  produit  moyen  est  de  100%  le  maximum  de  200,  et  le 
minimum  de  40;  2^  par  une  machine  à  vapeur  pouvant  élever  400^  en 
vingt-quatre  heures.  Il  est  clair  qu'en  faisant  marcher  la  machine  à  vapeur 
comme  supplément  de  la  source,  on  économisera  tout  le  charbon  contas-- 
pondant  à  son  débit  moyen. 
4.  On  peut  aussi  remédier  à  l'irrégularité  de  l'alimentation  par  des 

*  Voici  les  prodaiU  maximaet  minima,  pendaiU  ces  dernières  années,  des  sources  qui  entrent 
dans  la  distribution  d'eau  de  Paris;  ils  donneront  une  idée  de  rîrrégularité  de  ce  mode  d'ali- 
mentation. 


AQUEDUC  d'aRCUEIL. 

KLLEYILLE. 

-• ■     ■ 

PRÉS-SAINT- GEttVAlS. 

ANNÉES. 

»aoDijnf. 

PEODim. 

PEOfium. 

^ — **.^>j.— ---^ 

.-— *i-^—i *- ^ 

.-'— -•-^^— r — - 

Haximun. 

Mloim««i. 

MazimoiD. 

Kiniamm. 

Maximam. 

Mtnimam. 

185i 

65^> 

880 

16« 

70 

180 

r 

1851 

111 

47 

86 

10 

39 

s 

1850 

08 

53 

48 

14 

75 

16 

1848 

81 

46 

86 

18 

89 

13 

1848 

181 

65 

87 

15 

89 

13 

1847 

173 

68 

85 

.18 

30 

80 

1846 

868 

89 

46 

15 

57 

19 

1845 

186 

108 

180 

80 

150 

81 

18U 

150 

68 

38 

14 

49 

15 

1843 

150 

61 

100 

10 

75 

10 

1848 

147 

62 

37 

5 

33 
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1841 

388 

90 

47 

8 

78 

7 

1840 

883 

95 

120 

9 

140 

10 

1838 

805 

78 

100 

16 

180 

15 

1  "" 

98 

57 

81 

10 

21 
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étangs  ou  réservoirs  d'une  plus  ou  moins  grande  capacité.  La  distribution 
de  Versailles  fournit  un  exemple  remarquable  de  ce  moyen.  Les  eaux  des 
sources  et  de  pluie  sont  réunies  dans  plusieurs  étangs,  dont  la  surface,  y 
compris  les  rigoles,  est  de  plus  de  1,200  hectares,  et  qui  peuvent  con-- 
tenir  8  millions  de  mètres  cubes.  Dans  les  années  de  sécheresse,  quoique 
ces  étangs  reçoivent  les  eaux  pluviales  d'une  superHcie  de  terrain  de 
15,000  hectares,  ils  ne  reçoivent  par  an  que  1,300^000  °''^*  d'eau;  en 
temps  ordinaire,  on  peut  disposer  de  4  millions  de  mètres  cubes.  L'entre^ 
tien  de  ces  étangs  et  de  ces  rigoles  coûte  50,000  francs  par  an.  Sous  le 
rapport  de  la  qualité  des  eaux,  le  résultat  n'est  pas  plus  favorable.  Voici 
comment  s'exprime  à  cet  égard  une  Commission  d'ingénieurs  chaînée  par 
le  ministre  d'Ëtat  d'étudier  la  question  d'amélioration  des  eaux  de  Ver- 
sailles :  a  Pendant  les  chaleurs,  les  eaux  se  corrompent  et  seraient  funestes 
«(  à  la  santé  des  habitants  de  Versailles,  s'ils  n'avaient  pas  d'autre  boisson. 
«  Cette  altération  de  leau  des  étangs  tient  à  ce  que,  sous  l'influence  des 
«  rayons  solaires,  cette  eau  peu  profonde  s'échau£Pe  et  donne  naissance  à 
«  une  végétation  très-active  de  plantes  aquatiques  qui ,  par  leurs  débris , 
«  nourrissent  des  myriades  d'insectes,  dont  les  générationsrapides  meurent 
«  et  se  décomposent  dans  le  cours  d'une  saison.  » 

Il  est  donc  permis  de  considérer  les  étangs  et  réservoirs  d'une  capacité 
suffisante  pour  remédier  à  l'irrégularité  de  l'alimentalion,  comme  un  pro- 
cédé très-défectueux,  lorsqu'il  s'agit  de  conserver  l'eau  pendant  plusieurs 
mois  et  qu'on  la  destine  à  une  distribution  de  ville.  C'est  un  système  qui 
ne  nous  parait  guère  applicable  qu'à  l'alimentation  des  canaux  de  naviga- 
tion ou  d'irrigation. 

Nous  ne  nous  étendrons  pas  davantage  sur  ce  sujet;  les  détails  dans 
lesquels  nous  venons  d'entrer  permettront  toujours  d'apprécier  d'une 
manière  assez  exacte  la  quantité  d'eau  nécessaire  à  une  distribution,  c'est 
la  partie  la  plus  facile  de  la  question.  Nous  allons  nous  occuper  maintenant 
de  la  qualité  des  eaux. 

8.  L'eau  naturelle  qu'on  trouve  sur  la  surface  ou  dans  lintérieur  du  sol 
n'est  pas  pure;  elle  contient,  en  plus  ou  moins  grande  quantité,  l"*  des  sels 
en  dissolution  ;  2^  des  matières  insolubles  en  suspension.  Ce  n'est  que  par 
des  procédés  chimiques,  trop  dispendieux  pour  être  appliqués  à  de  grandes 
masses  d'eau,  qu'on  peut  parvenir  à  débarrasser  l'eau  des  sels  qui  s'y 
trouvent  dissous.  Lors  donc  que  les  eaux  en  contiennent  une  quantité  trop 
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considérable). on  renonce  à  leur  usage  et  on  «va  plus  loin  en  chercher  de 
plus  pures.  Quant  aui  matières  en  suspension,  qui  ne  sauraient  nuire  à  la 
santé,  mais  qui  sont  un  objet  de  dégoût  et  un  inconvénient  pour  certains 
usages,  on  peut  s'en  débarrasser  par  le  repos  et  le  filtrage.  Quoique  ce  soit 
là  une  cause  d'assez  grande  dépense,  on  est  souvent  obligé  de  s'y  résigner 
pour  éviter  d'autres  inconvénients  ou  d'autres  dépenses  plus  considérables. 

Nous  allons  nous  occuper  d'abord  des  matières  en  dissolution,  et  tâcher 
de  faire  connaître  d'une  manière  générale  les  caractères  d'une  bonne  et 
d'une  mauvaise  eau. 

Le  plus  essentiel  et  le  plus  facile  à  reconnaître,  c'est  celui  de  l'odeur  et 
de  la  saveur.  C'est  en  vain  qu'une  eau  serait  parfaitement  limpide,  parfais 
tement  pure  à  l'analyse  chimique;  si  elle  avait  un  goût  ou  une  saveur  dés« 
agréable,  il  est  évident  qu  elle  ne  pourrait  servir  à  une  distribution  d'eau» 
Nous  n'insistons  pas  davantage  sur  cette  question,  parce  qu'elle  n'a  besoin 
d'aucune  connaissance  pour  être  tranchée,  et  qu  elle  se  trouve  par  consé^ 
queut  à  la  portée  de  tout  le  monde. 

6.  La  question  de  l'influence  des  diverses  matières  en  dissolution  dans 
l'eau  est  de  la  compétence  des  chimistes  et  des  médecins.  Nous  ne  pouvons 
donc  avoir  la  prétention  delà  traiter  d'une  manière  complète;  nous  nous 
bornerons  à  emprunter  à  divers  ouvrages  spéciaux  les  connaissances 
générales  qui  peuvent  être  utiles  soit  à  un  ingénieur,  soit  à  un  adminis- 
trateur chargé  de  l'étude  ou  du  soin  d'établir  une  distribution  d'eau,  et  les 
mettre  à  même  de  consulter  avec  fruit  des  chimistes  ou  des  médecins. 

V  Annuaire  des  eaux  de  la  France  pour  1851,  publié  par  une  Commis* 
sion  composée  des  médecins  et  des  chimistes  les  plus  distingués,  peut  être 
considéré  comme  l'exposé  le  plus  complet  de  l'état  de  la  science  sur  la 
question  qui  nous  occupe.  Nous  ne  saurions  donc  mieux  faire.que  d'y  pui- 
ser les  renseignements  dont  nous  avons  besoin. 

Les  eaux  doucesy  sont  considérées  dans  leurs  rapports  avec  l'agriculture, 
l'industrie  et  l'hygiène. 

Dans  une  remarquable  introduction,  destinée  à  faire  comprendre  le  rôle 
immense  de  l'eau  dans  la  nature,  et  à  exposer  l'historique  des  recherches 
dont  elle  a  été  l'objet,  le  rapporteur  de  la  Commission  signale  plusieurs 
faits  qu'il  nous  parait  essentiel  de  reproduire. 

((  ...  On  concevm  facilement  l'influence  que  peuvent  exercer  sur  l'éco- 
«  nomie  les  sels  dissous,  même  en  très->petite  proportion,  lorsque  l'on 
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a  réfléchit  qu'un  homme  dans  des  conditions  moyennes  absorbe  par  jour 
a  environ  deux  litres  d'eau.  Aussi  yoyons-nous  Fopinion  de  tous  les  temps 
«et  de  tous  les  lieux  unanime  à  attribuer  à  la  qualité  des  eaux,  soit  des 
«  e£Pets  pathologiques  accidentels,  soit  l'existence  de  maladies  endémiques. 
«  Nous  admettons  que  ces  opinions  se  sont  souvent  établies  sans  preuves 
«  bien  réelles;  mais  nous  pensons  que ,  dans  tous  les  cas,  on  ne  pourra 
«  exprimer  une  opinion  formelle  à  cet  égard  qu'après  un  examen  analytique 
a  des  eaux,  et  que  même  alors  on  devra  être  extrêmement  réservé  à  nier 
a  cette  influence.  Par  la  même  raison ,  nous  concevrons  que  des  eaux 
«  contenant  des  gaz  utiles  à  la  digestion,  ou  des  sels  favorables  à  l'économie, 
a  deviennent,  par  un  usage  habituel,  l'agent  hygiénique  le  plus  sûr  et  le 
«  plus  rationnel. 

((  Si,  employée  avec  intelligence  et  discernement,  l'eau  produit  les  plus 
«  grands  bienfaits,  elle  peut  devenir,  par  l'incurie  ou  l'ignorance,  la  source 
a  des  plus  grands  désastres. 

a  Les  eaux  douces  se  partagent  assez  naturellement  en  eaux  de  pluie, 
«  eaux  de  sources,  eaux  de  rivières,  eaux  de  lacs  et  d*étangs,  et  eaux  de 
«  puits.  L'eau  de  pluie,  au  moment  où  elle  vient  d'être  recueillie,  n'est  pas 
«  parfaitement  pure  ;  on  sait  qu'elle  contient  souvent,  et  principalement 
«  la  pluie  d'orage,  une  très-petite  quantité  d'acide  azotique  libre  ou  com- 
a  biné  avec  l'ammoniaque.  Des  recherches  toutes  récentes  y  ont  même 
«  signalé  des  traces  d'iodure. 

a  Les  eaux  de  sources  résultant  de  l'infiltration  de  l'eau  pluviale  à  tra- 
«  vers  les  roches  sous-jacentes,  doivent  nécessairement  ofirir  de  grandes 
«variétés  dans  leur  composition.  On  devra  donc,  dans  l'examen  des 
«  sources  d'une  contrée,  tenir  compte  avec  un  grand  soin  delà  nature  des 
«  roches  qu'elles  doivent  traverser. 

«  Les  puits  ordinaires  étant  placés  au  voisinage  des  habitations,  leurs 
«  eaux  se  chaînent  le  plus  souvent  de  substances  qui  doivent  leur  origine, 
«  soit  aux  diverses  fonctions  de  la  vie  animale,  soit  au  produit  des  indus- 
«  tries  ou  de  l'économie  domestique.  On  y  trouve  parfois,  en  proportions 
«  considérables,  outre  les  sels  habituels  des  eaux  douces,  des  sulfates,  des 
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«  phosphates^  des  azotates^  des  matières  organiques  azotées.  Or,  il  existe 
«  encore  en  France  une  foule  de  localités  dont  les  habitants  emploient^ 
«  exclusivement  ou  en  partie,  les  eaux  de  puits,  soit  aux  nécessités  do- 
«  mestiquesy  soit  à  l'alimentation.  Il  faut  ajouter  que  c'est  principalement 
«  dans  ces  localités  que,  de  tout  temps,  les  auteurs  ont  attribué  à  la  qualité 
«  des  eaux  des  influences  fâcheuses  sur  la  santé  générale  de  la  population. 
«  Il  ne  sera  pas  rare  de  rencontrer  des  eaux  de  ce  genre  qui,  peu  chargées 
«de  sels,  dissolvant  très-bien  le  savon,  sont  néanmoins  complètement 
«  impropres  à  l'alimentation,  par  suite  de  la  matière  organique  souven 
«  fétide  qu'elles  dissolvent. 

«  L'eau  charriée  par  les  rivières  y  résultant  à  la  fois  de  l'écoulement 
«  superficiel  des  eaux  pluviales  et  de  la  réunion  de  toutes  les  sources  qui 
«  se  rendent  dans  leur  lit,  aura  une  composition  intermédiaire  entre  celle 
<x  de  Teau  pure  et  celle  des  sources.  Généralement  moins  pourvue  de  sels 
«  minéraux  que  les  dernières,  les  gaz  qu'elle  dissoudra  se  rapprocheront 
«  plus  de  l'air  atmosphérique,  et  elle  présentera  aussi  une  plus  grande 
«  quantité  de  matières  organiques,  soit  par  l'effet  des  eaux  pluviales  sur 
«  les  couches  superficielles,  soit  par  le  voisinage  des  usines  ou  des  villes 
«  dont  elle  reçoit  les  égouts. 

«  C'est  ici  le  lieu  de  remarquer  que  certaines  rivières,  en  circulant 
€  dans  des  plaines  marécageuses  ou  tourbeuses,  peuvent  contracter  des 
«  propriétés  extrêmement  fâcheuses.  EUesy  perdent,  par  l'influence  de 
a  la  végétation,  la  presque  totalité  de  leur  oxygène,  et  y  dissolvent  des 
«  substances  d'origine  organique  qui ,  en  même  temps  qu'elles  leur 
(c  communiquent  une  fadeur  et  une  odeur  souvent  désagréables ,  les 
€  rendent  très-insalubres,  quoique  souvent  peu  chargées  de  sels  miné- 
«  raux.» 

Nous  ne  pouvons  que  renvoyer  à  Y  Annuaire  des  eaux^  relativement  à 
ce  qui  concerne  les  caractères  qui  les  rendent  propres  aux  usages  indus* 
triels  et  agricoles.  On  comprend  parfaitement  que  des  eaux  qui  ne  sont 
pas  potables  puissent  trouver  là  un  emploi  fort  utile  ;  mais  comme  une 
distribution  de  ces  eaux  ne  peut  que  rarement  se  présenter,  et  que,  d'un 
autre  côté,  les  eaux  potables  sont  toujours  propres  aux  usages  agricoles  et 
industriels,  nous  nous  contenterons  de  parler  ici  des  caractères  des  bonnes 

eaux  au  point  de  vue  de  l'hygiène,  et,  eu  égard  à  l'importance  du  sujet,  à 
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la  manière  claire  et  précise  dont  il  y  est  traité,  nous  transcrirons  ici  d'une 
manière  complète  ce  passage  de  Y  Annuaire. 

0  On  admet  généralement  qu'une  eau  peut  être  considérée  comme  bonne 
«  et  potable  quand  elle  est  fraîche,  limpide,  sans  odeur;  quand  sa  saveur 
€  est  très-faible,  qu'elle  n'est  surtout  ni  désagréable,  ni  fade,  ni  salée,  ni 
«  douceâtre  ;  quand  elle  contient  peu  de  matières  étrangères,  quand  elle 
c  renferme  suffisamment  d'air  en  dissolution,  quand  elle  dissout  le  savon 
«  sans  former  de  grumeaux  et  qu'elle  cuit  bien  les  légumes. 

«  Nous  reviendrons  plus  loin  sur  quelques-uns  de  ces  caractères,  en 
w  cherchant  à  apprécier  riniluence  des  différents  corps  qu'on  trouve  ha- 
u  bituellement  dans  les  eaux  potables. 

Inflaenee  de  Talr  et  du  sas  «aide  earteoni^tte  Mut  la  qiiMlié  ûem  eaax  pota»l«É« 

7.  «  Une  faible  proportion  d'acide  carbonique  donne  une  légère  sapi- 
u  dite  à  l'eau  et  la  rend  plus  agréable,  en  même  temps  qu'elle  facilite  les 
rr  fonctions  digestives  par  une  légère  excitation.  Sa  présence  dans  une  eau^ 
it  même  eti  petite  quantité,  peut  donc  être  regardée  comme  utile.  Tous 
a  les  auteurs  admettent,  en  outre,  qu'une  eau  de  bonne  qualité  doit  con* 
K  tenir  de  l'air  en  dissolution  ;  plusieurs  ont  avancé  que  c'est  particuliè- 
w  rèment  l'oxygène  dont  l'influence  est  favorable,  et  ont  même  attribué  à 
«  ton  absence  dans  les  eaux  provenant  de  la  fonte  des  neiges  certaines 
n  maladies  plus  particulièrement  endémiques  aux  vallées  montagneuses. 

lliilveiiee  «ee  tealtèrei  orsaltltaé*  «al*  lA  l|aattié  de*  eaûl  iieiaklei. 

8é  «  Sauf  de  trè»-rares  exceptions^  les  eaux  qui  tiennent  en  dissolution 
«  une  proportion  notable  de  matières  organiques  se  putréfient  vite  et  ac- 
\i  quièrent  des  propriétés  nuisibles.  H  est  bien  évident  que  des  diarrhées, 
«  des  dyss^nteries  et  d'autred  maladies  aiguës  ou  chroniques  ont  été  endé* 
«  iniquement  déterminées  par  l'Usàge  continué  quelque  temps  d'eau  dé 
n  mares,  de  marais  ou  de  puils,  tenant  des  proportions  trop  grandes  de 
c  matières  organiques  altérées^  soit  en  suspension,  soit  en  dissolution»  Oh 
tt  adfoetdonc  comme  un  résultat  général  d'observation,  que,  toutes  choses 
«  égalesî  tnoins  une  eau  potable  contient  de  matières  organiques^  tneiliebrft 
«  6U«  est^ 
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lBflaeu«e  de*  laiiilères  flxef  «or  la  qvalll^  des  eanx  ipotatelM. 

9.  a  Les  eaux  qui  contiennent  des  proportions  élevées  de  matières  fixes 
H  en  dissolution  ont.  pv'esque  toutes^  une  saveur  désagréable,  une  action 
n  purgative  prononcée  ou  une  action  altérante  nuisible  sur  Vensemble  de 
«  la  nutrition.  Une  eau  peut  contenir  un  demi-millième  environ  de  cer- 
«  taine^  matières  fixes  que  nous  indiquerons  plqs  loin,  et  être  considérée 
c(  encore  comme  une  eau  potable  de  bonne  qualité.  Mais  voilà  à  peu  près 
«  la  limite  d'impureté  qu'une  eau  peut  atteindre  sans  inconvénient. 

«  La  plupart  des  eaux  potables  de  bonne  qualité^  et  en  particulier  les 
a  eaux  des  fleuves  et  des  rivières,  contiennent  généralement  de  i  à  2  dix- 
a  millièmes  de  matières  organiques. 

a  La  plupart  des  auteurs  qui  se  sont  occupés  des  qualités  hygiéniques 
«  des  eaux  pensent  qu'une  eau  potable  est  d'autant  meilleure  qu'elle  se 
«  rapproche  le  plus  de  l'état  dei  pureté,  et  que  les  seules  substances  étran- 
«  gères  à  l'eau,  qui  soient  nécessaires  pour  en  faire  une  eau  potable  d'ex- 
«  cellente  qualité,  sont  l'air  et  l'acide  carbonique  qu'elle  doit  tenir  en  dis- 
«  solution;  d'autres  personnes  soutiennent,  au  contraire,  que  certaines 
a  matières,  en  petite  proportion,  sont  toutà  fait  nécessaires,  non-seulement 
«  à  la  sapidité,  mais  encore  à  la  bonne  qualité  des  eaux. 

«  Nous  allons  examiner  cette  question  en  discutant  l'influence  deachla*- 
«  rures,  bromures,  iodures,  des  sulfates,  des  azotates,  des  sels  calcaires  et 
«  magnésiens,  sur  la  qualité  des  eau^. 


10.  a  Quand  une  eau  contient  plus  d'un  millième  d'un  sel  calcaire  en 
«  dissolution,  elle  est  regardée  comme  impropre  aux  usages  ordinaires  de 
«  la  vie  :  on  la  range  parmi  les  eaux  qu'on  désigne  habituellement  sous  les 
a  noms  de  dures,  crues^  etc. 

«Néanmoins,  tous  les  sels  calcaires  ne  sont  pas  regardés  comme  nui-- 
«  sibles  dans  les  eaux.  La  plupart  des  auteurs  '  pensent  que,  non-seulement 
«le  bicarbonate  de  chaux,  dans  la  proportion  d'un  demi-millième,  ii*est 

^  A.  Dupasqnier,  Des  eaum  dt  io«ro«s  $i  de  rMèteâ. 
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«  pas  défayorable,  mais  encore  qu'il  constitue  un  élément  utile  des  bonnes 
<K  eaux.  Voici  ce  qui  peut  légitimer  cette  exception  en  faveur  du  carbo- 
«  nate  de  chaux  :  dans  les  eaux  potables,  il  existe  une  relation  nécessaire 
«  entre  les  quantités  d'acide  carbonique  et  de  carbonate  de  chaux  qu'elles 
«contiennent,  qui  rend  presque  toujours  la  proportion  du  sel  calcaire 
«  inférieure  ou  peu  supérieure  à  un  demi-millième.  Le  carbonate  de  chauXi 
<i  en  petite  quantité,  peut  être  utile,  dans  certaines  conditions  de  la  diges- 
«  tion,  en  saturant  un  excès  d'acidité  du  suc  gastrique.  L'acide  carbonique 
«  en  excès,  de  même  que  celui  qui  se  dégage,  peut  favoriser  la  digestion 
«  stomacale,  et  le  bicarbonate  de  chaux,  sous  ce  rapport,  rendrait  un  ser- 
«  vice  analogue  à  celui  qui  est  obtenu  du  bicarbonate  de  soude  des  eaux 
a  minérales  alcalines;  enfin,  la  petite  proportion  de  chaux  que  contiennent 
a  ces  eaux  peut  utilement  concourir  à  la  nutrition  des  jeunes  enfants,  en 
«  fournissant  à  leurs  os  un  élément  indispensable. 

inflaeBce  des  mU  masMéflien*. 

11 .  «  Les  sels  magnésiens  solubles  doivent  être  rangés  parmi  les  pro- 
«  duits  inorganiques  qui  peuvent  être  administrés  en  proportion  élevée 
«  sans  déterminer  d'accidents  immédiats.  Leur  emploi  médical  journalier, 
«  les  expériences  de  M.  Bourcbardat,  relatives  à  l'action  du  sulfate  de 
«  magnésie  sur  les  animaux  qui  vivent  dans  l'eau  \  ne  laissent  aucun  doute 
a  à  cet  égard  ;  mais  sont-ils  également  inoffensifs  lorsque,  se  rencontrant 
a  en  proportion  notable  dans  les  eaux  potables,  ils  interviennent  tous  les 
«  jours  et  à  chaque  instant  dans  la  nutrition  de  l'homme? 

«  Quelques  obsen^ations  nouvelles  sembleraient  indiquer  le  contraire; 
<c  mais,  avant  de  les  adopter,  une  étude  sévère  des  faits  est  indispensable. 
«  Peut-être  ne  doit-on  rapporter  les  effets  qu'on  a  attribués  aux  eaux  ma- 
«  gnésiennes  qu'à  une  simple  coïncidence,  qu'il  serait  alors  très-important 
«  de  voir  bien  préciser. 

iBflaeiiee  de«  0«ltelMi  0«r  la  %iuilMé  des  eaaz. 

12.  «  Le  sulfate  de  chaux,  en  dissolution  dans  les  eaux,  joue  un  rôle 
a  très-différent  de  celui  qu'on  a  attribué  au  bicarbonate  de  chaux.  En 

*  Bwherehes  sur  la  végétation  appliquées  à  Pagriculturef  page  50. 


Digitized  by 


Google 


QUANTITÉ  ET  QUALITÉ  DES  EAUX.  — FILTRAGE.  i3 

«  efiet)  il  n'a  pas^  comme  ce  dernier  sel,  la  propriété  de  dégager  un  gaz 
«  favorable  à  l'action  digestive  et  éminemment  stable;  il  ne  peut  non  plus 
«  fournir,  par  sa  décomposition ,  un  élément  basique  à  un  excès  d'acidité 
«  gastrique.  En  outre,  Teaupeuten  dissoudre  une  proportion  assez  grande 
«  pour  en  acquérir  une  saveur  douceâtre  fort  désagréable  ;  enfin ,  comme 
«  tous  les  sulfates,  il  est  susceptible  de  se  décomposer  sous  l'influence 
«  d'une  matière  organique,  en  produisant  du  gaz  sulfhydrique,  ce  qui  le 
X  rend,  comme  nous  l'indiquerons  plus  tard ,  un  élément  pernicieux  pour 
«  les  eaux  qui,  faute  d'écoulement  facile,  sont  exposées  à  séjourner  plus 
«  ou  moins  longtemps  sur  le  sol.  Si  l'on  ajoute  à  ces  considérations  celles 
«  que  nous  avons  déjà  exposées,  relativement  à  son  action  décomposante 
«  sur  les  savons  et  à  ses  propriétés  incrustantes,  on  devra  admettre  que  la 
«  présence,  dans  les  eaux,  du  sulfate  de  chaux  en  quantités  notables,  est 
«  une  circonstance  fâcheuse. 

IttflveMM  dea  •—<««•  Mir  te  ««alité  dM  e«w. 

13.  «  Les  azotates,  bien  qu'ils  paraissent  entrer  dans  tontes  les  eaux 
«  naturelles,  se  trouvent  en  trop  faibles  quantités  dans  les  eaux  potables 
«  pour  qu'on  ait  pu  jusqu'ici  apprécier  rigoureusement  si,  même  en  très- 
«  petite  proportion,  ils  exercent  une  action  heureuse  ou  défavorable.  Néan- 
«  moins,  il  y  a  lieu  de  penser  que  l'azotate  de  chaux  agit  sur  l'économie, 
«  comme  dans  les  usages  domestiques,  d'une  manière  analogue  au  sul- 
«  fate  de  chaux,  tandis  qu'il  est  éminemment  favorable  au  développement 
«  de  la  végétation. 


iWM,  MIsTM  mue  U  «mUté  émê  mu  ytaMwi. 


14.  «  La  très-faible  quantité  de  chlorures  de  sodium  (1  millionième  à 
«  peine)  qu'on  rencontre  dans  beaucoup  d'eaux  potables  n'exerce  vrai* 
«  semblablement  sur  l'économie  qu'une  action  indifférente,  mais  plutôt 
«  utile  que  nuisible.  Si  l'on  a  égard  à  la  proportion  beaucoup  plus  élevée 
«  de  sel  marin  qu'on  trouve  dans  les  aliments,  on  comprendra  sans 
«  peine  qu'une  si  faible  quantité  de  sel  dans  l'eau  n'a  d'autre  effet  que  de 
<  concourir  avec  les  autres  substances  à  sa  sapidité.  Mais  on  doit  remar- 
«  quer  que  les  chlorures  en  dissolution  dans  les  eaux  paraissent  constam- 
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f(  ment  accompagnés  d'îoduroa  et  de  bromures;  et  des  recherches  ré* 
ff  centeS|  en  démontrant  que  certains  végétaux  qui  vivent  dans  les  eaux 
«  douces  jouissent  de  la  propriété  de  s'assimiler  ces  sels^  y  ont  établi  leur 
«  présence  d'une  manière  presque  constante.  Comme  ces  derniers  sols^ 
«administrés  chaque  jour,  même  en  quantités  extrêmement  faibles , 
a  peuvent  exercer  sur  l'organisme  une  action  dont  beaucoup  de  ftiits  ont 
a  relevé  la  puissance,  on  devra  attacher  une  grande  importance  à  la  déter^» 
a  mination  rigoureuse  des  chlorures,  iodures  et  bromures  dans  les  eaux 
a  potables.  Peut-être  trouvera-t-on,  soit  dans  leur  présence,  soit  dans  leur 
«  absence  bien  constatée ,  Texplication  de  faits  qui  pourront  conduire  à 
a  d'utiles  applications. 

«  En  résumé,  on  voit,  par  cette  courte  exposition,  combien  l'analyse 
«  chimique  a  encore  à  faire  pour  éclairer  les  problèmes  importants  qui  se 
a  rattachent  à  l'hygiène  des  eaux  potables.  Si  jusqu'ici  on  a  pu  dire,  avec 
«  quelque  fondement,  que  l'analyse  chimique  ne  suffit  pas  pour  que  Ton 
a  puisse  déclarer,  d'après  ses  résultats,  qu'une  eau  potable  est  de  bonne 
«  ou  de  mauvaise  qualité,  et  qu'il  faut  n'affirmer  qu'une  eau  est  propre 
«  aux  usages  hygiéniques  qu'après  s'être  assuré,  par  une  enquête,  que 
«  ceux  qui  en  boivent  n'éprouvent  aucun  inconvénieni  de  son  usage,  et  que 
«  leur  constitution  et  leur  santé  n'en  ont  reçu  aucune  modification  fâcheuse; 
«  si  cette  réserve  est  encore  nécessaire  aujourd'hui ,  nous  avons  l'espé- 
<x  rance  que,  grâce  au  développement  que  prendront  nécessairement  ces 
«  recherches,  les  problèmes  les  plus  importants  de  l'hygiène  de^  eaux 
«  pourront  prochainement,  sinon  èXve  entièrement  éclaircis,  au  moins 
«  marcher  à  grands  pas  vers  une  solution  scientifique.  » 

IS.  Le  fait  saillant  de  cette  citation,  c'est  que  toute  eau  qui  contient  plus 
d'un  millième  de  sels  dissouç,  ç'est-à-dîre  pq  gramme  par  litre,  est  une 
eau  mauvaise  ;  que  cependant  le  bicarbonate  de  chaux  ne  doit  pas  être 
confondu  avec  les  autres  sels,  et  que  sa  présence  est  plutôt  utile  que  nui- 
sible. Si  nous  ne  nous  trompons,  M.  le  docteur  Dupasquier,  qui,  à  propos 
des  eaux  de  Lyon,  a  publié  un  ouvrage  fort  estimé  sur  les  eaux,  est  le  pre- 
mier qui  ait  insisté  sur  cette  distinction  importante.  Voici  comment  il  s'ex- 
prime à  cet  égard  : 

<c  Jusqu'à  présent,  Taction  du  bicarbonate  de  chaux  sur  les  eaux  potables 
«  a  été  confondue  avec  celle  des  autres  sels  calcaires  ;  c'est  une  erreur 
«  qu'il  importe  de  détruire.  Le  carbonate  de  chaux,  en  effet,  à  mpini 
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«  qu'il  n'existe  en  trop  grande  proportion,  telle,  par  exemple,  que  dans 
«  les  eaux  de Saint-Alyre  ^  et  de  Saint-Nectaire,  en  Auvergne,  dans  celle 
«  de  San^Felippo,  en  Toscane,  doit  être  considéré  comme  un  principe 
«  utile,  et  je  dirai  même  nécessaire  dans  les  eaux,  puisqu'il  est  reconnu 
a  que  celles  privées  de  toute  matière  fixe  n'ont  pas  les  qualités  qui  les 
«  rendent  propres  à  être  usitées  comme  boisson.  Les  effets  thérapeutiques 
«  de  ce  sel,  effets  bien  connus  des  médecins,  expliquent  d'ailleurs  l'utilité 
«  de  sa  présence  dans  les  eaux  potables. 

«  Le  carbonate  de  chaux  est  insoluble,  ou  du  moins  à  peu  près  insoluble 
«  dans  Teau  pure,  mais  il  peut  cependant  y  être  tenu  en  solution  par  un 
«  excès  d'acide  carbonique  ;  c'est  le  cas  des  eaux  potables  qui  en  con-* 
«  tiennent.  En  absorbant  une  plus  grande  quantité  d'acide  pour  se  dis- 
cc  soudre,  il  passe  à  l'état  de  bicarbonate,  et  agit  alors  sur  l'estomac  à  la 
«  manière  du  bicarbonate  de  soude  et  du  bicarbonate  de  potasse,  base  des 
«  tablettes  de  Vichy,  qui  sont  placées  au  premier  rang  parmi  les  substances 
«  propres  à  exciter  l'action  digeslive  de  l'estomac.  Les  médecins  emploient 
«  souvent  le  carbonate  de  chaux  (yeux  d'écrevisse,  craie,  etc.)  dans  les 
tt  embarras  gastriques,  les  aigreurs  des  premières  voies,  pour  saturer  les 
«  acides  de  l'estomac.  Le  bicarbonate  de  chaux  des  eaux  potables  est 
a  décomposé,  comme  les  bicarbonates  alcalinS;  par  l'acide  du  liquide  gas- 
a  trique,  avec  dégagement  d'acide  carbonique;  il  opère  de  même  que 
<x  ceux-ci,  en  saturant  les  acides  de  l'estomac  et  en  stimulant  sa  mem-« 
«  brane  muqueuse  par  l'acide  carbonique  qu'il  laisse  dégager  en  se  dé- 
a  composant.  Rien  n^est  donc  plus  certain  et  plus  évident  que  Faction 
«  utile  de  ce  sel  dans  l'acte  de  la  digestion.  » 

Qu'on  nous  permette  de  faire  quelques  objections  contre  une  opinioxt 
qui  se  présente  avec  tant  d'autorité,  puisque,  admise  d'abord  par  un  habile 
chimiste,  elle  parait  avoir  été  adoptée  par  la  Commission  de  V Annuaire  des 
eaux»  A  Dieu  ne  plaise  que  nous  voulions  contester  l'action  bienfaisante  de 


i 


b'après  l'analyse  de  M.  Girardiii,  Teau  de  Saint-Alyre  contient,  par  litrcj  indépendanunent 
«  de  plusieurs  autres  sels  : 

«GarboDite  de  chaux. l.M 

«  Carbonate  de  magnésie *  0,88 

«  Carbonate  de  fer ^  •  0*14 

K  M  mrè  dé  reau  des  quatre  soOrc«i  déii  bbrdfl  de  h  Sàône  b*a  donné ,  à  Panalysé,  que 
e  chitttilie  M  oeiiUgranHnes  de  earbonAlè  de  chftUt. 
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l'absorption  du  carbonate  de  chaux  par  l'estomac;  mais  il  nous  semble 
que  cette  action  est  limitée  au  cas  où  l'eau  est  ingérée  à  l'état  froid.  Or, 
ce  n'est  là  qu'une  très-petite  partie  de  son  usage.  Sur  une  distribution  de 
cinquante  litres  par  habitant,  il  y  en  a  à  peine  un  qui  serve  comme  boisson 
froide;  si,  d'après  les  médecins,  un  second  litre  est  absorbé,  il  ne  l'est  qu'a- 
près avoir  été  soumis  à  la  chaleur,  soit  pour  boisson,  soit  pour  cuisson  des 
aliments.  Or,  qu'arrive-t-il  alors?  Evidemment,  l'acide  carbonique  s'est 
dégagé  et  on  ne  peut  plus  rien  attendre  de  lui,  et  le  carbonate  de  chaux 
précipité  ne  peut  avoir  que  des  effets  nuisibles.  Il  en  sera  de  même  pour 
la  plupart  des  autres  usages  de  l'eau  \  Enfin  elle  aura  un  autre  inconvé- 
nient très-grand,  c'est  qu'elle  pourra  engorger  les  conduites  par  des  dépôts 
calcaires.  Les  eaux  d'Ârcueil  en  présentent  un  exemple  frappant.  Ces  eaux 
qui,  à  la  source,  ne  contiennent  que  0^,38  (par  litre)  de  carbonate  de  chaux, 
déposent,  le  long  de  l'aqueduc  qui  les  conduit  à  Paris,  un  sédiment  cal- 
caire très-abondant;  et  quoiqu'au  réservoir  de  l'Observatoire  il  n'y  ait 
plus  que  09,218  de  bicarbonate  en  dissolution,  cette  quantité  suffit  pour 
engoi^er  les  conduites  au  bout  d'un  certain  temps.  L'analyse  des  concré- 
tions a  donné  à  MM.  Boutron  et  Henry  les  résultats  suivants  : 

'  Ayant  consolté  à  cet  égard  deux  habiles  chimistes,  MM.  Boutron  et  Boudet,  nos  collègues 
au  Conseil  de  salobrité^  nous  en  avons  reçu  la  réponse  suivante  : 

«  Lorsque  Teau  contient  une  proportion  de  bicarbonate  ou  de  sulfate  de  chaux  équivalant  à 
«  0*,3  de  chaux  par  litre,  soit  en  bicarbonate  0',77,  soit  en  sulfate  0,73,  elle  est  d'un  emploi  dif- 
«  ûcile  pour  le  savonnage. 

«  Le  bicarbonate  de  chaux  paratt  être  sans  action  sur  la  durée  et  la  perfection  de  la  cuisson  des 
«  légumes.  Dès  que  reau  chargée  de  ce  sel  entre  en  ébullition,  le  bicarbonate  se  trouve  décom- 
a  posé  en  acide  carbonique  qui  se  dégage  et  en  carbonate  de  chaux  qui  se  précipite  sans  se 
a  combiner  avec  la  substance  même  des  légumes.  La  présence  du  carbonate  de  chaux  dans  le 
«  liquide  est  le  seul  inconvénient  qui  résulte  de  remploi  d'eau  chargée  de  bicarbonates  calcaires 
«  pour  les  préparations  culinaires.  Il  n'en  est  pas  de  même  de  Teau  chargée  de  sulfate  de  chaux, 
a  Lorsqu'on  fait  cuire  des  haricots  dans  de  Teau  qui  contient  par  litre  0,73  de  sulfate  de  chaux, 
«c  et  comparativement  dans  de  Teaud'Ourcq,  qui  contient  moins  de  chaux  à  Tétat  do  sulfate  ou  de 
«c  carbonate,  on  voit  qu'ils  sont  beaucoup  moins  bien  cuits  dans  la  première  que  dans  la  seconde. 
«Tandis  que,  dans  celle-ci,  ils  sont  très-tendres,  présentent  des  pellicules  déchirées  et  sont 
«  entourés  d'un  liquide  trouble,  dans  l'autre  ils  conservent  leur  pellicule  entière  ,  le  sulfate  de 
a  chaux  s'est  combiné  avec  elle,  l'a  incrustée  et  rendue  moins  perméable  à  Peau  ;  aussi  la  fécule 
«  intérieure  s'est-elie  moins  gonflée ,  moins  attendrie  que  dans  une  eau  plus  pure,  et  n'a  pas 
«  déchiré  son  enveloppe.  » 

M.  Ward,  membre  du  Comité  de  TAssociation  sanitaire  de  Londres,  dans  une  brochure  sur  les  eaux 
de  Bruxelles,  prétend  que  1  gramme  de  chaux,  dissous  dans  de  Teau,  précipite,  et  par  conséquent  dé . 
truitinutilementy  16  grammes  de  savon.  Un  effet  destructeur  analogue  aurait  lieupour  le  thé  et  le  café. 
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Carbonate  de  chaux 9,00 

—       de  magnésie 0,60 

Sulfate  de  chaux 0,â!2 

Acide  silicique j 

Oxyde  de  fer |  0,48 

Matières  organiques ) 

iO,00 

À  ma  demande,  MM.  Boutron  et  Boudet  ont  bien  voulu  analyser  les  in- 
crustations données  par  les  eaux  de  FOurcq,  beaucoup  moins  incrustantes 
que  les  eaux  d'Arcueil,  et  ils  ont  trouvé  : 

Carbonate  de  chaux 76 

Oxyde  de  fer iO 

Silice,  alumine  et  sulfate  de  chaux.  .      05 

iOO 

Ainsi,  il  est  constant  que  l'incrustation  est  toujours  due  au  carbonate  de 
chaux ,  que  le  sulfate  n'y  entre  que  pour  une  proportion  insignifiante. 
Cela  se  conçoit  facilement,  puisque  ce  dernier  sel  est  soluble  jusqu'à  un 
certain  point,  tandis  que  le  carbonate,  ne  l'étant  qu'à  l'aide  d'un  excès 
d'acide  carbonique,  il  doit  y  avoir  précipité  toutes  les  fois  qu'il  y  a  déga- 
gement d'acide  carbonique.  C'est  ainsi  qu'on  explique  parfaitement  les 
incrustations  dans  les  aqueducs;  l'eau  en  contact  avec  l'air  perdrait  une 
partie  de  son  acide  carbonique  qui  s'y  dégagerait.  Mais  on  n'explique  pas 
aussi  bien  l'incrustation  dans  les  conduites  forcées.  L'acide  carbonique  par- 
vient-il à  s'échapper  par  les  joints,  par  les  pores  de  la  fonte?  Est-ce  l'effet 
de  la  pression  ou  d*un  changement  de  température  ?  Quoi  qu'il  en  soit,  l'in- 
crustation dans  les  tuyaux  est  un  fait  positif  et  un  inconvénient  d'autant 
plus  grave,  qu'il  n'y  a  pas  de  remède  préventif.  Lorsque  l'incrustation  a 
pris  une  trop  grande  extension ,  il  faut  démonter  un  certain  nombre  de 
tuyaux  et  nettoyer  les  autres  par  des  moyens  mécaniques.  De  là  de  grandes 
dépenses  et  une  interruption  de  service. 

16.  Restent  maintenant  à  fixer  les  doses  de  bicarbonate  qui  rendent  l'in- 
crustation possible.  Ici,  il  faut  bien  le  reconnaître,  nous  ne  trouvons  rien  de 
précis  dans  les  travaux  des  chimistes  qui  se  sont  occupés  des  eaux.  Ainsi, 
il  est  bien  constant  que,  comme  nous  venons  de  le  dire,  l'eau  de  l'Ourcq 
incruste  beaucoup  moins  que  l'eau  d'Ârcueil.  Cependant,  d'après  les  ana- 
lyses de  Y  Annuaire  des  eauXy  l'eau  de  l'Ourcq  contiendrait  plus  de  bicar- 
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bonates  que  l'eau  d'Ârcueil  au  moment  où  on  Tintroduit  dans  les  conduites 
(voir  le  tableau  du  n**  19).  Gomment  expliquer  ce  fait?  Peut-être,  dans 
les  moments  où  les  eaux  sont  abondantes ,  arrivent-elles  plus  chargées 
que  ne  l'indique  l'analyse.  Mais  nous  trouvons  plusloin,  dans  VAnnuairej 
des  fait^bien  autrement  contradictoires^  et  tellement  importants,  que  nous 
croyons  devoir  les  citer  textuellement  : 


Carbonate  de  chaux  ...  * 

YONVILLE. 

DARNBTAL. 

GAALOR. 

NOTRK-DAMB. 

SADfT-HICAISE 

5;i82 

0,032 
0,018 

Sil75 
0,008 

0,031 

Ô,*249 
0,070 

0,203 

0U92 
0,154 

0,136 
0,002 

51731 

0,617 

0,190 
0,005 

Salfate  de  chaux 

Chlorures  de  sodium,  magné- 
sien, calcium , 

Acide  sUicique 

0,232 

0,214 

0,345 

0,781 

1,753 

D*après  YAnnuairCy  les  eaux  d'Yonville  et  de  Darnetal  sont  propres  à 
la  cuisson  des  légumes,  et  le  savon  n'y  produit  aucun  trouble  :  on  voit  que 
la  proportion  de  carbonate  et  de  sulfate  de  chaux  est  dans  les  limites  con^ 
venables.  Dans  l'eau  de  Gaalor,  le  savon  produit^  dans  le  premier  mo- 
menty  une  légère  lactescence^  mais  sans  grumeaux,  ni  dépôts  même  au  bout 
de  vingt-quatre  heures.  L'eau  de  Notre-Dame,  par  le  repos,  abandonne  une 
partie  de  ses  sels  calcaires,  dissous  à  l'aide  d'un  excès  d'acide  carbonique; 
elle  ne  cuit  pas  facilement  les  légumes,  et  ne  peut  servir  au  blanchissage 
du  linge. 

L'eau  de  Saint-Nicaise  est  dure,  de  difficile  digestion  ;  elle  ne  peut  ni 
cuire  les  légumes,  ni  dissoudre  le  savon.  Les  habitants  du  quartier  Saint- 
Nicaise  n'en  ont  cependant  pas  d'autre  à  leur  disposition.  Tous  ces  faits 
sont  conformes  à  la  théorie  exposée  dans  V Annuaire  :  on  remarquera  seu- 
lement que  l'eau  qui  contient  1^,75  de  sels  terreux  est  admise  dans  la  con- 
sommation. V Annuaire  fournit,  au  reste,  plusieurs  autres  exemples  de 
cette  nature,  qui,  s'ils  ne  sont  pas  à  imiter,  peuvent  rassurer  cependant 
pour  l'usage  d'autres  eaux  moins  chargées.  Mais  ce  qui  nous  parait  inexpli* 
eable,  c'est  le  fait  suivant  : 

'  Toutes  les  analyses  de  {'Annuaire  donnent  les  poids  en  grammes  des  sels  contenus  dans  un 
PUre  d'eau. 
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«  Aucune  des  sources  de  Rouen  n'a  perdu  sensiblement  de  sou  volume^ 
«  et  n'a  encombre  de  ses  dépôts  calcaires  les  conduites  qui  l'amènent  aux 
«  diverses  fontaines  de  la  ville*  Et  cependant  trois  d'entre  elles,  celles  de 
«  Gaalor»  de  Notre-Dome  et  de  Saint-Nicaise,  dépassent  de  beaucoup  la 
«  la  limite  où  les  eaux*  d'après  M.  Gueymard,  commencent  à  posséder  la 
«  propriété  incrustante.  Le  savant  ingénieur  des  mines  du /département 
a  de  l'Isère  assure,  d'après  sa  propre  expérience,  que  les  eaux  produisent 
a  des  incrustations  calcaires  dans  les  tuyaux  lorsqu'elles  renferment  0^,25 
(f  de  sels  anbydres  et  plus  par  litre,  et  des  tubercules  ferrugineux  dans  le 
«  cas  où  elles  contiennent  moins  de  0^,25  de  sels.  Cela  ne  s'est  point  vérifié 
«  pour  les  sources  de  Rouen.  » 

Il  faudrait  donc  conclure  de  là  que,  si  la  présence  d  une  dose  de  bicarlKH 
nate  de  0^,25  est  nécessaire  pour  l'incrustation,  elle  ne  suffit  pas  cepen- 
dant; que  les  autres  sels  en  dissolution ,  ou  d'autres  causes  inconnues  jus- 
qu'à présent,  peuvent  empécber  le  précipité  de  se  produire,  même  pour  des 
quantités  beaucoup  plus  fortes.  Il  y  a  là  un  sujet  de  recherches  fort  inté- 
ressant à  étudier;  nous  ne  croyons  pas  qu'il  ait  été  exploré  jusqu'à  pré- 
sent. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  nous  semble  résulter  de  cette  étude,  que  si  le  bicar- 
bonate de  chaux  n'est  pas,  comme  le  sulfate,  nuisible  à  la  santé,  il  a 
d'autres  inconvénients  assez  graves  pour  faire  rejeter  d'une  distribution 
toute  eau  qui  en  contiendrait  une  forte  dose. 

17.  Les  concrétions  calcaires  nous  amènent  naturellement  à  parler  des 
tubercules  ferrugineux,  signalés  pour  la  première  fois  dans  les  conduites 
de  Grenoble,  et  qu'on  a  retrouvés  depuis  dans  d'autres  conduites.  Ces  tu-^ 
hercules  peuvent  prendre  des  dimensions  telles  qu'ils  engorgent  presque 
complètement  les  conduites.  M.  Payen  a  prouvé  par  des  expériences 
directes  qu'ils  sont  le  résultat  de  l'oxydation  de  la  fonte  des  tuyaux,  sous 
rinfluence  de  courants  électriques  qui  se  développent  à  l'aide  de  substances 
étrangères,  formant  les  éléments  d'une  pile.  Il  n'y  a  jamais  à  la  fois  dans 
les  conduites  concrétions  calcaires  et  tubercules,  et  cela  se  comprend 
facilement,  car  dès  que  la  fonte  est  revêtue  d'une  couche  calcaire^  elle  eatà 
l'abri  de  l'oxydation,  puisqu'elle  n'est  plus  en  contact  avec  l'eau.  M.  Guey- 
mard,  qui  a,  le  premier,  signalé  l'existence  des  tubercules  ferrugineux,  a 
posé  les  principes  suivants  : 

1«  Les  eaux  vaseuses  et  limoneuses  ne  donnent  pas  de  tubereiUti. 
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2^  Les  eaux  qui  contiennent  0^,25  de  sels  anhydres  par  litre  et  plus 
donnent  une  incrustation  calcaire. 

3<^  Les  eaux  qui  en  contiennent  moins  de  0^,25  produisent  des  tubercules. 

4^  Les  eaux  de  Grenoble  n'en  contiennent  que  0«,10,  quelquefois  seu- 
lement 0,09.  Ces  sels  ne  sont  presque  que  du  carbonate  de  chaux. 

Nous  croyons  ces  principes  trop  absolus  :  nous  l'avons  déjà  fait  voir  en 
ce  qui  concerne  les  concrétions  calcaires;  et  quant  aux  tubercules  fer- 
rugineux, on  les  aurait  observés  beaucoup  plus  souvent  s'ils  devaient  se 
présenter  toutes  les  fois  que  les  eaux  contiennent  moins  de  0^,25  de  sels 
calcaires. 

MM.  Vicat  et  Gueymard  ont  proposé,  pour  mettre  les  tuyaux  à  l'abri  des 
tubercules,  de  les  couvrir  d'un  enduit  à  base  de  chaux  hydraulique,  ainsi 
composé  :  chaux  hydraulique  en  poudre  tamisée,  obtenue  par  immersion 
et  délayée  avec  du  fromage  blanc  et  addition  d'eau  jusqu'à  consistance 
liquide  et  collante.  Ce  procédé  paraît  avoir  réussi  pour  des  tuyaux  ainsi 
enduits  et  placés  dans  des  citernes.  Réussirait-il  de  même  pour  des  tuyaux 
soumis  à  un  fort  courant  d'eau?  La  propriété  qu'ont  les  eaux  qui  traversent 
des  formations  calcaires  d'en  dissoudre  une  certaine  quantité,  ne  ferait- 
elle  pas  disparaître  l'enduit  î  C'est  ce  que  nous  ignorons. 

On  a  proposé  aussi  de  faire  pénétrer  dans  les  pores  de  la  fonte  de  l'huile 
de  lin  lithargirée,  à  l'aide  d'une  forte  pression  et  de  la  chaleur.  Ce  moyen 
nous  paraît  d'une  application  difficile  et  dispendieuse.  Nous  croyons  que 
ce  qui  réussirait  le  mieux,  ce  serait  un  enduit  de  bitume  comme  celui  qui 
recouvre  l'intérieur  des  tuyaux  de  tôle  de  M.  Chameroy.  Cet  enduit  résiste 
bien  avec  les  eaux  incrustantes  de  Paris.  Peut-être  y  aurait-il  des  précau- 
tions à  prendre  pour  que  réchauffement  de  la  fonte  n'altérât  pas  le  vernis 
au  moment  où  on  coule  le  plomb  dans  le  joint.  Nous  ne  signalons,  au  reste, 
ce  procédé,  qui  nous  paraît  avoir  plus  de  chance  de  succès  que  les  autres, 
que  comme  une  indication  qui  demande  à  être  étudiée. 

Disons,  en  terminant  cette  question  des  tubercules,  que  c'est  là  une  ma-*- 
ladie  dont  les  conduites  sont  rarement  attaquées^  et  qu'on  aurait  tort  de 
s'en  préoccuper  pour  la  plupart  des  eaux  à  distribuer.  On  pourra  d'ailleurs, 
«n  y  faisant  séjourner  des  tuyaux  de  fonte,  reconnaître  bien  vite  si  elles 
t)nt  la  propriété  de  former  ces  excroissances. 

18.  Après  la  pureté  chimique  de  l'eau,  la  considération  la  plus  impor-^ 
tante  pour  Thygiène»  c'est  la  température.  M.  Dupasquier,  dans  l'ouvrage 
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cité,  fait  valoir  une  foule  de  considérations  médicales,  1  ^  sur  les  avantages 
de  boire  chaud  en  hiver  et  froid  en  été,  avantages  que  procurent  en 
général  les  eaux  de  source  dont  la  température  estcopstante;  2^  sur  les 
inconvénients  de  boire  froid  en  hiver  et  chaud  en  été,  inconvénients  qui 
appartiennent  aux  eaux  de  rivière.  Ces  avantages  et  ces  inconvénients 
devront  être  pris  en  considération  lorsqu*on  aura  à  choisir  entre  plusieurs 
espèces  d'eau;  mais  nous  ne  croyons  pas  devoir  nous  étendre  sur  cette 
question,  qui  est  trop  simple  si  on  la  considère  au  point  de  vue  de  Tagré- 
ment,  et  qui  n'est  pas  de  notre  compétence,  si  on  la  considère  au  point  de 
vue  médical. 

19.  Avant  de  passer  à  l'étude  des  matières  en  dissolution  dans  l'eau, 
nous  croyons  devoir  reproduire  les  analyses  des  eaux  de  Paris,  dont  les 
qualités  sont  bien  connues,  telles  qu'elles  sont  données  dans  l'iÉnnuatre. 
En  rapprochant  de  ces  analyses  celles  des  eaux  nouvelles  qu'on  voudrait 
mettre  en  distribution,  on  aura  des  points  de  comparaison  pour  leur  qualité. 


. 

EAU 
,     DB  8BIRI 

1  à  Chaillol. 

EAU 
d'arcoul. 

EAU 
de 

BBLLBTILLI. 

EAU 
,de8 

PRB8-8AniT- 
flBBTAIS. 

EAU 
dapaili 

6RBMBLLB. 

EAU 
da  raoal 

de 
L*ovn€Q. 

Bicarbonate  de  chaux . . . 

—  de  magnésie. 

—  dépotasse... 
Sulfate  de  chaux...,'.... 

— •     de  magnésie 

Chlorures  de  calcium,  so- 
dium, etc 

0,076 

0,040 
0,030 

0,032 

0,024 
traces. 

5,458 
0,060 

0,138 
0,072 

0,08i 

0,018 

1,100 
0,520 

0,400 

0,100 

0*032 
0,012 

0,430 
0,100 

0,600 

0,020 

0,029 

0,009 
0,010 

0,032 

0,057 

0,012 

(f,*158 
0,075 

0,080 
0,095 

0,113 

0,069 

Acide  silicique,  oxyde  de 

fer,  alumme.  etc 

Matières  organiques 

0,432 

0,827 

2,520 

1,194 

0,149 

0,590 

Voici  maintenant  le  jugement  porté  sur  ces  eaux  par  les  membres  de  la 
Commission  des  eaux. 

c<  Malgré  toutes  les  causes  réunies  qui  contribuent  à  altérer  Teau  de  la 
a  Seine  dans  son  parcours  d'amont  en  aval  de  Paris,  on  ne  doit  pas  moins 
«  la  regarder  comme  une  des  meilleures  eaux  que  l'on  connaisse;  car,  à 
«  l'exception  de  quelques  eaux  de  sources  ou  de  rivières,  qui  proviennent 
a  de  la  fonte  des  neiges  ou  qui  sourdent  dans  des  terrains  de  lave,  de 
a  basalte  ou  de  granit,  il  est  peu  d'eaux  qui  laissent  moins  de  résidu  par 
«  Févaporation  et  dont  les  sels  soient  de  meilleure  nature. 
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«  Les  eaux  d'Arcueil  sont  fraîeheS)  lidapides^  agréables  à  boire^  laissent 
«  déposer  dans  leur  trajet  un  sédiment  calcaire,  qui  finit  par  obstruer  lés 
«c  canaux  et  les  conduites.  Les  eaux  de  Belleville  et  de  Ménilmontant  sont 
«  des  eaux  crues  et  de  mauvaise  qualité;  la  quantité  de  sulfate  de  chaux 
<  qu'elles  contiennent  les  rend  impropres  au  savonnage  et  à  certains 
t  usages  domestiques.  » 

Qu  il  nous  soit  permis  d'ajouter  que  ces  dernières  eaux  n'incrustent  que 
fort  peu  les  conduites,  que  c'est  un  phénomène  qui,  comme  nous  l'avons 
dit  plus  haut,  est  encore  à  expliquer.  Les  eaux  des  Prés-Saint-Gervais  ne 
sont  pas  appréciées  par  Y  Annuaire ,  mais  on  voit  par  leur  composition 
chimique  qu'elles  se  rapprochent  beaucoup  des  eaux  de  Belleville. 

Quant  à  celles  du  puits  de  Grenelle,  elles  sont  préférables  à  toutes  celles 
du  bassin  de  la  Seine  pour  toute  espèce  d'usages. 

«  L'eau  de  la  rivière  d'Ourcq  doit  être  considérée  comme  une  très- 
«  bonne  eau  potable,  et  presque  comparable  à  l'eau  de  la  Seine. — On  peut 
«  affirmer  que  cette  eau  est  une  des  meilleures  de  celles  qui  arrosent  le 
«  bassin  de  Paris.  » 

20.  Les  eaux  naturelles  contiennent,  comme  nous  Tavons  dit,  des  ma<* 
tières  en  suspension  en  plus  ou  moins  grande  quantité.  Ce  sont  surtout 
les  grands  cours  d'eau,  sujets  à  des  crues  accidentelles,  qui  présentent  cet 
inconvénient  au  plus  haut  degré;  les  eaux  qui  coulent  sur  la  surface  du 
sol  et  descendent  dans  les  rivières  entraînent  avec  elles  les  parties  les 
plus  ténues  de  ce  sol,  et  ces  parties  se  maintiennent  en  suspension  par  un 
phénomène  mécanique  que  nous  avons  cherché  à  expliquer  dans  nos 
Eludes  sur  les  mouvements  des  eaux  courantes.  C'est,  en  effets  un  asscE 
curieux  phénomène  que  de  voir  les  eaux  tenir  en  suspension  perma* 
nente  des  matières  d'une  densité  plus  considérable  que  la  leur;  cela  tient, 
suivant  nous,  aux  différences  de  vitesse  qui  existent  entre  les  filets, 
différences  qui  produisent  une  sous-pression  égale  à  la  différence  de  poids 
entre  la  matière  suspendue  et  un  même  volume  d'eau.  Cette  cause 
n'existe  plus  lorsque  l'eau  est  au  repos,  ou  plutôt  lorsque  tous  ses  filets 
ont  la  même  vitesse  ;  aussi  ces  diverses  matières  se  déposent-elles  alors. 
Mais  on  doit  comprendre  que  la  manière  dont  elles  se  précipitent  est  très- 
différente  suivant  leur  poids  ou  leur  volume.  Lorsque  des  eaux  sont  irès- 
chargées  de  vase,  vingt-quatre  heures  suffisent  pour  les  débarrasser  de  la 
plus  grande  partie  de  ce  limon,  des  trois  quarts  ou  des  quatre  cinquièmes  ; 
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mais  on  n'obtient  pas  ainsi  une  eau  parfaitement  limpide.  Les  matières  dont 
la  densité  diffère  peu  de  celle  de  l'eau  restent  pendant  longtemps  encore, 
en  suspension,  de  sorte  qu'il  faut  avoir  recours  au  filtrage  pour  les  sépai^r. 

21.  L'opération  du  filtrage  consiste  à  faire  passer  l'eau  trouble  à  travers 
une  espèce  de  crible  dont  les  pores  soient  assez  serrés  pour  ne  pas  laisser 
passer  les  matières  solides,  et  assez  ouverts  pour  laisser  passer  les  molé^ 
cules  liquides.  Divers  i^stèmes  ont  été  successivement  employés,  et  lors* 
qu'il  ne  s'agit  que  de  petites  quantités  d'eau ,  le  problème  est  facile  à  ré- 
soudre. On  trouvera  plus  loin,  dans  l'extrait  des  travaux  de  M.  Genieys, 
la  description  des  divers  appareils  employés  pour  filtrer  les  eaux  en  petite 
quantité.  Nous  nous  bornerons  ici  à  exposer  quelques  considérations  sur 
le  filtrage  en  grand,  et  sur  les  procédés  employés  pour  cette  opéra*^ 
tion. 

Si  de  l'eau  en  repos,  c'est-à-dire  n'ayant  qu'une  vitesse  perpendicu* 
laire  au  filtre,  le  traverse  de  haut  en  bas,  la  vase,  en  s'y  déposant,  en 
augmente  l'épaisseur,  une  partie  pénètre  dans  l'intérieur,  en  bouche 
les  pores,  le  produit  du  filtre  va  sans  cesse  en  diminuant,  et  au  bout  de 
quelque  temps  on  est  obligé  de  le  nettoyer,  opération  plus  ou  moins 
difficile,  suivant  sa  composition.  Si  le  filtrage  se  fait  de  bas  en  haut,  il 
n'y  a  pas  de  dépôt  sur  le  filtre,  ou  du  moins  ce  dépôt  est  beaucoup 
moins  considérable  ;  mais  les  pores  du  filtre  s'engorgent  toujours  au  bout 
d'un  certain  temps,  et  on  est  obligé  d'avoir  recours  au  nettoyage,  opé- 
ration presque  toujours  plus  difficile  que  lorsqu'on  a  filtré  de  haut  en 
bas,  parce  qu'elle  exige  que  l'appareil  soit  démonté.  Il  est  impossible 
d'échapper  à  cette  nécessité  du  nettoyage  du  filtre  toutes  les  fois  que  l'eau 
se  meut  perpendiculairement  à  la  surface.  Il  faut  évidemment  que  la  vase 
extraite  de  l'eau  filtrée  soit  sur  le  filtre  ou  dans  le  filtre. 

Il  n'en  est  plus  de  même  lorsque  l'eau  a  une  vitesse  parallèle  à  la  sur- 
face du  filtre,  la  vase  peut  être  alors  entraînée  dans  l'eau  courante.  Pour 
se  faire  une  idée  de  ce  qui  se  passe  dans  l'opération  du  filtrage,  il  faut  pour 
ainsi  dire  examiner  le  phénomène  à  travers  un  microscope  qui  nous  per- 
mettrait d'apercevoir  les  parcelles  vaseuses  et  les  pores  du  filtre.  Les  ori- 
fices de  ces  pores  sont  à  peu  près  des  dimensions  des  plus  petites  molécules 
de  la  vase,  puisque  ces  dernières  y  pénètrent  jusqu'à  une  certaine  profon- 
deur. Lorsque  l'eau  qui  porte  les  molécules  vaseuses  a  une  vitesse  perpen-* 
dieulaire  à  la  surface  du  filtre,  oes  matières  s'engagent  dans  les  orifices 
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des  pores,  et  la  pression  de  Teau  tend  à  les  y  faire  pénétrer  de  plus  en  plus  : 
les  tuyaux  capillaires  qui  forment  les  filtres  n'ont  pas  en  général  des 
diamètres  invariables;  composés  de  filaments  de  laine  ou  d'épongé  qui 
peuvent  s'étendre,  ou  de  grains  de  sable  qui  peuvent  se  déplacer,  ils 
se  prêtent  facilement  à  l'introduction  des  corps  étrangei^s,  sur  la  forme 
desquels  ils  peuvent  se  mouler.  On  conçoit  donc  parfaitement  que ,  dans 
ces  circonstances ,  le  filtre  finisse  par  s'engorger.  Mais  si  l'eau  est  animée 
d'une  vitesse  parallèle  à  la  surface  du  filtre,  la  molécule  vaseuse,  animée 
de  cette  même  vitesse,  ne  pourra  pas  s'engager  dans  les  pores  du  filtre, 
parce  que,  pour  le  faire,  elle  serait  obligée  de  s'arrêter  un  certain  temps  de- 
vant l'orifice,  et  que  son  repos  au  milieu  de  la  masse  liquide  en  mouvement 
la  soumettrait  à  une  pression  transversale  qui  la  transporterait  en  avant. 
Nous  disons  que  la  molécule  vaseuse  devrait  s'arrêter  un  certain  temps  au 
droit  des  pores  du  filtre  pour  y  pénétrer,  parce  que  la  vitesse  à  travers  le 
filtre  est  toujours  très-petite.  On  verra  tout  à  l'heure  que  les  filtres  anglais 
ne  débitent  que  5"**®*  par  jour  et  par  mètre  carré.  C'est  une  vitesse 
de  j55ô  par  seconde  ou  de  0",000,057,5  ;  doublons  cette  vitesse  pour  tenir 
comptedes  parties  pleinesdu  filtre,  et  nous  n'aurons  encore  queO",000,l  1 5. 
Imaginons  maintenant  une  molécule  vaseuse  ayant  1/10  de  millimètre 
de  hauteur  et  se  présentant  devant  un  orifice  du  filtre,  elle  ne  pourra  y 
pénétrer  complètement  qu'au  bout  d'une  seconde  environ ,  ce  qui  ne  sera 
pas  possible  si  la  vitesse  parallèle  au  filtre  est  de  plusieurs  décimètres  par 
seconde.  C'est  ainsi  que  nous  nous  expliquons  Taction  des  filtres  naturels, 
dont  nous  allons  parler  maintenant. 

22.  En  creusant  des  galeries  perméables  le  long  de  certains  cours 
d'eau,  on  a  obtenu  une  eau  parfaitement  limpide,  par  la  filtralion  des 
couches  qui  se  trouvaient  entre  ces  galeries  et  les  cours  d'eau.  Or,  il  est 
arrivé  que  quelques-unes  se  sont  complètement  taries ,  tandis  que  le 
produit  des  autres  n'a  pas  diminué;  de  là  quelques  incertitudes  sur 
l'emploi  des  filtres  naturels,  et  des  explications  diverses  du  phénomène 
de  la  filtration.  Si  celle  que  nous  venons  de  donner  est  exacte,  il  en 
résulterait  que  le  filtre  naturel  ne  peut  réussir  que  quand  il  y  a  vitesse 
sur  la  surface  filtrante.  Or,  cela  n'a  pas  toujours  lieu  dans  la  nature.  Ainsi 
imaginons  une  rivière  encaissée  dans  une  couche  de  graviers  trop  gros 
pour  filtrer  les  eaux,  et  que  la  couche  filtrante  se  trouve  au-dessous  de  ce 
gravier,  il  est  clair  que  l'eau  en  contact  avec  cette  couche  filtrante  pourra 
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ne  plus  avoir  une  vitesse  suffisante  pour  entraîner  la  vase  en  suspension, 
et  que  cette  vase  pénétrera  dans  les  pores  qu'elle  finira  par  obstruer.  En 
un  mot,  pour  qu'un  filtre  naturel  puisse  réussir,  il  faut  que  la  vase  deTeau 
filtrée  puisse  être  emportée  par  celle  qui  ne  Test  pas. 
*  Lors  donc  que  la  nature  de  l'eau  comporte  un  filtrage,  il  est  facile,  en 
creusant  un  puits  dans  les  alluvions  du  cours  d'eau,  de  s'assurer  qu'elles 
ont  la  propriété  de  ne  pas  laisser  passer  la  vase,  mais  il  n'est  pas  aussi 
facile  de  reconnattre  ce  que  devient  cette  vase.  De  ce  que  le  puits  aurait 
fourni  de  l'eau  limpide  pendant  quelque  temps,  on  ne  serait  pas  assuré  du 
succès.  En  effet,  on  ne  pourra  tirer  de  ce  puits,  à  titre  d'essai,  qu'une 
quantité  d'eau  bien  faible,  et  la  couche  filtrante  ayant  un  très-grand  déve- 
loppement, l'obstruction  ne  peut  arriver  qu'après  un  temps  beaucoup  plus 
long  que  celui  qu'on  peut  consacrer  à  l'expérience.  Il  faut  donc  demander 
à  l'étude  des  lieux  et  au  raisonnement  les  chances  de  succès  que  l'expé- 
rience ne  peut  donner  d'une  manière  positive.  C'est  ce  qui  nous  a  engagé 
à  développer  ces  considérations  théoriques. 

Quant  aux  travaux  pratiques  pour  établir  des  filtres  naturels,  l'extrait 
que  nous  donnons  plus  loin  du  mémoire  de  M.  Daubuisson,  sur  la  distri- 
bution d'eau  de  Toulouse,  nous  dispense  d'entrer  dans  beaucoup  de  détails 
à  ce  sujet.  Il  s'agit  de  placer  dans  une  partie  perméable  du  terrain,  et  qui 
ne  reçoit  les  eaux  qu'après  qu'elles  ont  traversé  une  couche  filtrante,  une 
ou  plusieurs  galeries  perméables,  c'est-à-dire  en  pierres  sèches,  pour  rece- 
voir les  eaux  filtrées  et  les  conduire  aux  machines  élévatoires.  Tel  est  le 
système  qui  a  réussi  à  Toulouse,  à  Perth  en  Ecosse,  à  Vienne  en  Autriche, 
et  a  échoué,  après  de  ruineux  essais,  à  Glascow.  Les  grandes  galeries  exé- 
cutées dans  ces  localités  nous  semblent  pouvoir  être  remplacées  écono- 
miquement par  des  tuyaux ,  tels  que  cçux  qui  servent  au  drainage,  par  des 
petits  aqueducs  en  pierre  sèche,  et  par  tous  les  systèmes  employés  aujour- 
d'hui pour  recueillir  et  conduire  les  eaux  des  terrains  humides,  travaux 
dont  nous  parlerons  plus  loin. 

Lorsque  les  localités  ne  se  prêtent  pas  àlafiltration  naturelle,  deux  partis 
se  présentent  :  ou  mettre  les  eaux  brutes  en  distribution,  ou  avoir  recours 
à  la  filtration  artificielle. 

Si3.  Disons  d'abord  que  les  procédés  de  filtrage  en  petit,  qui  donnent 
de  si  beaux  résultats  sous  le  rapport  de  la  qualité,  ne  sont  pas  appliqués 
à  de  grandes  masses  d'eau,  à  cause  des  dépenses  qu'ils  exigent.  A  Paris, 
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le  filtrage  des  deux  Compagnies  qui  exploitent  les  fontaines  marchandes 
est  payé  à  raison  de  0^06  par  mètre  cube  (après  Tavoir  été  0^,15).  Ce 
prix  ne  tient  pas  compte  des  frais  de  réservoirs,  d'emplacements  fournis 
par  l'administration  et  de  la  perte  de  charge  due  au  filtre,  c'est-à-dire 
de  la  hauteur  dont  il  faut  élever  l'eau  pour  la  filtrer.  Mais,  d'un  autre 
côté,  si  l'on  appliquait  ces  systèmes  à  de  plus  grandes  quantités  d'eau,  si  Ton 
réunissait  tous  les  appareils  disséminés  aujourd'hui  dans  un  grand  nom- 
bre de  bâtiments,  on  aurait  une  certaine  diminution  dans  les  prix.  Ad- 
mettons donc  0,05  pour  le  prix  d'application  de  ces  systèmes  à  de  grandes 
quantités  d'eau,  et  nous  allons  voir  qu'on  est  conduit  à  des  dépenses  énor- 
mes. A  Toulouse,  la  distribution  est  de  200*  (4,000  par  jour),  la  dépense 
serait  donc  de  200  fr.  par  jour,  73,000  fr.  par  an,  tandis  que  pour  la 
distribution  complète ,  en  comprenant  l'intérêt  des  capitaux  dépensés  et 
les  frais  annuels,  elle  n'est  guère  que  de  60,000  fr.  A  Paris,  pour  une  dis- 
tribution de  6,000^,  la  dépense  annuelle  serait  déplus  de  deux  millions; 
on  comprend  donc  qu'il  a  fallu  avoir  recours  à  d'autres  systèmes  pour 
la  filtration  en  grand. 

Tous  les  procédés  de  filtration  artificielle  en  grand  consistent  à  faire 
passer  l'eau  à  travers  une  couche  de  sable  plus  ou  moins  épaisse  et  à  la 
recueillir  ensuite.  C'est  une  imitation  de  la  filtration  naturelle.  Pour  que 
le  sable  fin  qui  opère  la  filtration  ne  soit  pas  entraîné  dans  cette  opération, 
il  suffit  de  le  placer  sur  un  crible  dont  les  trous  soient  plus  petits  que  les 
grains  de  sable.  Pour  résoudre  ce  problème,  on  peut  avoir  recours  à  plu- 
sieurs systèmes.  Voici  ceux  qu'on  emploie  dans  les  filtres  de  Londres. 

Sur  le  fond  des  bassins  de  filtration,  on  établit  des  voûtes  à  claire-voie, 
voûtes  qu'on  pourrait  remplacer  par  des  di*ains,  par  des  pierrées,  ou  tout 
autre  système  donnant  un  passage  facile  à  l'eau.  Dans  un  établissement 
de  Londres,  on  a  élevé,  sur  le  fond  du  bassin,  de  petits  murs  verticaux 
qu'on  a  recouverts  avec  des  dalles  de  schiste  placées  de  champ  et  non  join- 
tives.  Sur  ces  cribles,  on  met  un  lit  de  coquilles  de  mer  ou  de  cailloux  ne 
pouvant  passer  par  leurs  orifices;  sur  ce  lit,  on  en  met  un  autre  de  gros 
graviers,  puis  un  autre  de  graviers  moins  gros,  enfin  une  couche  de  sable 
fin  de  O'^ïOO  à  0"*,90  d'épaisseur,  qui  forme  réellement  le  filtre,  car  il  est 
démontré  par  l'expérience  que  le  limon  vaseux  ne  descend  que  de  1  à 
2  centimètres  dans  cette  couche  de  sable. 

L'opération  du  nettoyage  consiste  à  enlever  au  râteau  la  couche  salie. 
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de  sorte  que  Tépaisseur  du  sable  fin  diminue  à  chaque  nettoyage;  on  ne 
remet  du  sable  que  quand  elle  est  réduite  à  20  ou  25  centimètres. 

Les  frais  de  l'opération  du  nettoyage  sont  Taciles  à  évaluer,  puisqu'il  ne 
s'agît  que  d'un  léger  déblai  à  exécuter  sur  une  surface  donnée  ;  il  paraît 
qu'à  Londres  une  journée  d'ouvrier  suffit  pour  200  mètres  carrés.  Mais  il 
n'est  pas  aussi  facile  de  se  rendre  compte  de  la  dépense  totale  ou  du  prix 
de  revient  du  filtrage  d'un  mètre  cube  d'eau. 

Ce  prix  se  compose,  en  effet,  des  dépenses  premières  de  l'établissement 
des  bassins  de  filtrage  et  du  coût  des  opérations  nécessaires  pour  nettoyer 
les  filtres.  Or,  Tévaluation  de  ces  dépenses  présente  plus  de  difficultés 
qu'on  ne  pourrait  le  supposer  d'abord.  Ne  pouvant  les  résoudre,  nous  nous 
bornerons  à  les  signaler. 

Une  des  données  les  plus  essentielles  de  la  question  serait  de  connaître 
la  puissance  filtrante  de  la  couche  de  sable  correspondant  à  une  pression 
déterminée.  Il  paraît  qu'à  Londres  on  obtient,  dans  les  divers  établisse- 
ments, de  3  à  5"*-®'  d'eau  filtrée  pour  une  pression  de  l^jSO,  et  que,  suivant 
l'état  de  la  Tamise,  le  nettoyage  doit  se  faire  tous  les  cinq  jours  ou  tous  les 
mois.  La  surface  du  filtre  doit  évidemment  se  calculer  sur  les  circonstances 
les  plus  défavorables,  c'est-à-dire  sur  l'hypothèse  d'un  nettoyage  tous  les 
cinq  jours,  ce  qui  exige  qu'on  puisse  mettre  1/5  du  filtre  en  chômage,  ou 
supposer  que  le  filtre  ne  débite  que  4"-^-  par  mètre  carré,  puis  ajouter  les 
frais  de  nettoyage  et  de  remplacement  du  sable. 

Dans  ce  calcul,  il  n'y  a  de  constant  que  les  frais  de  nettoyage  du  sable 
par  mètre  carré,  mais  il  est  bien  évident  que  le  nombre  de  ces  nettoyages 
dépend  de  la  quantité  de  vase  contenue  dans  l'eau  et  de  la  charge  sur  le 
filtre.  Il  cesse,  en  effet,  de  fonctionner  convenablement,  non  pas  au 
bout  d*un  temps  déterminé,  mais  après  avoir  filtré  un  certain  nombre 
de  mètres  cubes  ;  plus  l'eau  contiendra  de  matières  impures^  plus  on  en 
filtrera  par  mètre  carré,  plus  les  nettoyages  seront  fréquents.  Si  à  Londres, 
où  la  Tamise  est  assez  claire,  on  est  obligé  d'avoir  recours  à  un  nettoyage 
après  25  mètres  d'eau  filtrée,  on  ne  peut  rien  en  conclure  pour  l'eau  d'une 
autre  rivière,  car  ta  nécessité  de  cette  opération  ne  dépend  pas  seulement 
de  la  quantité  de  matière  tenue  en  suspension,  mais  de  sa  nature.  L'eau  de 
la  Seine,  par  exemple,  incomparablement  plus  claire  l'été  que  l'hiver,  est 
cependant  presque  aussi  difficile  à  filtrer  dans  une  saison  que  dans  l'autre, 
parce  que,  l'été,  elle  tient  en  suspension  une  matière  mucilagineuse,  qui  en- 
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gopge  très-promptement  les  pores  des  filtres.  On  ne  peut  donc  pas  tirer 
de  conclusions  bien  certaines  des  documents  suivants  que  nous  emprun- 
tons à  un  mémoire  récent  publié  par  MM.  Houyau  et  Biavier^  sur  les  dé- 
penses de  filtrage  à  Londres  (pages  12  et  13). 

24.  a  Les  deux  grandes  Compagnies  de  East-London  et  New-River  se 
«  disposent  en  ce  moment  à  établir  des  appareils  de  filtration  suivant  le 
«  système  de  M.  Simpson ,  et  voici  comment  l'une  et  l'autre  estiment  les 
«  dépenses  premières  qu'elles  auront  à  faire  et  les  frais  annuels  d'entre- 
d  tien  de  ces  appareils. 


a  Prix  d'établissement  de  filtres  devant  s'étendre  sur  une  surface  de 
a  2  hectares  40  centiares,  et  disposés  pour  filtrer  40,000  mètres  cubes  en 
a  vingt-quatre  heures,  787,500  fr.  ;  en  y  comprenant  l'installation  des 
«  machines  nécessaires  pour  élever  l'eau  sur  les  filtres. 

«Frais  annuels  d'entretien,  15,000  fr.  pour  la  main-d'œuvre,  le 
a  sable  et  toutes  les  matières  premières  nécessaires,  d'une  part,  et,  d'autre 
«  part,  15,000  fr.  pour  l'entretien  des  machines. 

«  Ces  chiffres  doivent  être  considérés  comme  une  très-large  approxi- 
«  mation. 

«  Prix  du  premier  établissement  de  filtres,  disposés  pour  filtrer  en  vingt- 
«  quatre  heures  120,000  mètres  cubes  environ. 

9  filtres 1,673,000  fr. 

•c  Frais  d'entretien  annuel,  18,125  fr.  seulement. 

«  Quant  aux  filtres  aujourd'hui  fonctionnant,  M.  Simpson  déclare  que 
«  l'établissement  du  filtre  de  Lambeth,  d'une  surface  de  1,000  mètres 
«  carrés  environ,  et  pouvant  fournir  en  vingt^quatre  heures  15,000  mètres 
«  cubes  d'eau  filtrée,  a  coûté,  tout  compris,  150,000  fr. 

«  Il  nous  a  dit  que,  par  jour,  l'entretien  des  filtres  de  Chelsea  montait  à 
75  fr.  pour  une  filtration  de  22,500  "•«•. 

a  D'autre  part,  M.  Quick,  ingénieur  delà  Compagnie  Southwark-and- 
«  Yauxhall,  annonce  que  les  frais  d'entretien  annuel  des  filtres  de  l'éta- 
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<c  blissenient  de  ce  uom  montent  à  26,800  fr.  pour  une  filtralion  de 

«  9,828,000  »•  ^\ 
«  En  résumé,  nous  déduisons  des  chiffres  qui  précèdent  : 
«  1**  Pour  le  prix  d'établissement  d'un  système  de  fiitration  artificielle 

«  au  moyen  du  sable,  destiné  à  fournir  1,000  ""^-  en  vingt-quatre  heures  ; 

D'après  M.  Simpson,  à  Lambeth 10,000'-    »«. 

D'après  le  projet  de  M.  Wicksteed,  pour  rétablisse- 
ment de  East-London 19,687      » 

Enfin,  d'après  le  projet  de  M.  Mylne ,  pour  rétablis- 
sement de  New-River 14,000      » 

«  Soit,  en  moyenne,  à  peu  près  14,000  fr. 

«  2*  Pour  frais  d'entretien  d'un  filtre,  par  1,000"^-  d'eau  filtrée  : 

Compagnie  de  New-River »'•  50«' 

1     50     |pottr  la  main-d*œovre 


de  East-London i    .    ^^     i 

1    ^     g^     Jet  pour  les  machines. 

—  de  Southwark-and-Yauxhall.  .      2    75 

—  deChelsea 3    75 

«  Soit,  en  moyenne,  2  fr,  50  c. 

«  Nous  ferons  observer  que  les  filtres  de  Chelsea  et  de  Southwark-and- 
«  Yauxhall  ont  été  les  premiers  établis,  et  doivent  être  considérés  comme 
a  les  plus  imparfaits  aujourd'hui.  » 

25.  L'influence  de  la  charge  sur  le  produit  des  filtres  n'a  pas  encore 
été  étudiée,  que  nous  sachions.  Si,  en  attendant  des  expériences  positives, 
il  fallait  s'en  fier  à  des  données  théoriques,  nous  dirions  que  le  débit  d'un 
filtre  doit  être  proportionnel  à  la  charge;  car  chaque  petit  conduit  du  filtre 
peut  être  assimilé  à  un  tuyau  dans  lequel  leau  se  meut  avec  une  très- 
petite  vitesse.  Or,  comme  on  le  verra  plus  tard,  la  résistance  des  parois  est, 
dans  ce  cas,  proportionnelle  à  la  première  puissance  de  la  vitesse.  En 
élevant  l'eau  sur  les  filtres,  on  pourrait  donc  diminuer  leur  surface;  mais 
cette  économie  de  frais  de  construction  devrait  être  mise  en  balance  avec 
les  dépenses  des  machines  élévatoires  :  de  plus,  la  vase  pénétrei*ait  peut- 
être  plus  £[vant  dans  les  pores  du  filtre,  et  nécessiterait  un  plus  grand  en- 
lèvement du  sable.  Il  est  une  autre  observation  qu'on  est  naturellement 
conduit  à  faire,  lorsqu'on  étudie  ces  procédés  de  fiitration  artificielle.  Puis* 
que  25  ou  30  centimètres  de  sable  fin  suffisent  pour  donner  une  eau  lim- 
pide, pourquoi  en  mettre  90,  et  par  là  réduire  la  puissance  du  filtre  peut- 
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être  d'un  tiers?  Il  est  vrai  qu*on  évite  par  là  le  remplacement  successif  du 
sable;  mais  cet  avantage  nous  paraît  bien  faible  en  comparaison  de  celui 
d'augmenter  la  puissance  du  filtre.  Nous  ne  faisons  cette  objection  au 
procédé  anglais  que  parce  que  nous  le  voyons  se  contenter,  dans  certains 
moments^  d'une  épaisseur  de  0"',25  à  C^SO  ;  car,  de  ce  que  la  vase  s'arrête 
dans  les  2  ou  3  centimètres  de  la  surface^  il  ne  faudrait  pas  conclure  que 
la  partie  inférieure  est  inutile.  Cette  partie  inférieure  a  pour  résultat  de 
ralentir  la  vitesse  dans  les  pores  du  filtre  et  d  empêcher  la  vase  de  le 
traverser.  S'il  n'y  avait  que  les  2  ou  8  centimètres  qu'elle  salit  dans  le 
système  actuel ,  il  est  probable  que  la  vitesse  de  l'eau  dans  le  passage  du 
filtre  deviendrait  assez  considérable  pour  entraîner  la  vase  elle-même,  et 
que  le  filtre  ne  donnerait  plus  qu'une  eau  très^impure.  Il  faudrait  alors  ré- 
duire la  charge  pour  diminuer  la  vitesse.  En  un  mot,  nous  croyons  que, 
pour  une  nature  de  filtre  déterminée,  la  vitesse  de  l'eau  ne  peut  dépasser 
une  certaine  limite.  Quant  aux  couches  inférieures  de  gros  sable,  gravier, 
cailloux,  coquilles,  leur  but  n'est  que  d'arrêter  l'entraînement  des  couches 
supérieures.  Nous  ne  pensons  pas,  comme  quelques  ingénieurs,  qu'elles 
puissent  avoir  une  influence  quelconque  sur  la  qualité  de  l'eau,  par  une 
atmosphère  d'oxygène  qui  envelopperait  les  graviers  et  arrêterait  la  putré- 
faction de  l'eau.  Ces  couches  inférieures,  n'étant  jamais  renouvelées, 
doivent  devenir  inertes,  comme  le  charbon  lui-même  qui  ne  peut  servir 
que  pour  une  certaine  quantité  d'eau.  Elles  ne  sauraient  du  reste  avoird'în- 
fluence  pour  retarder  la  vitesse  de  l'eau  à  travers  le  filtre,  car  on  peut  les 
assimiler  à  des  tuyaux  de  gros  diamètre  qui  feraient  suite  à  des  tuyaux  de 
faible  diamètre;  et  nous  démontrerons  plus  loin  que,  dans  ce  cas,  c'est  le 
diamètre  des  petits  tuyaux  qui  tlélermine  la  vitesse  de  l'eau.  On  ne  doit 
donc  pas  redouter  de  donner  à  ces  couches  l'épaisseur  convenable;  il  n'y 
a  que  celle  de  la  couche  de  sable  fin  qui  puisse  avoir  une  influence  sen- 
sible sur  la  puissance  du  filtre. 

26.  En  résumé,  les  procédés  de  filtration  artificielle,  tels  qu'ils  sont  ap- 
pliqués en  Angleterre,  ne  peuvent  être  considérés  que  comme  des  solutions 
locales,  dont  il  est  difficile  de  déduire  des  principes  généraux  qui  permettent 
de  les  étendre  à  d'autres  localités  avec  certitude  de  succès  ou  garantie  d'une 
limite  quelconque  de  dépenses.  C'est  pour  ce  motif  sans  doute  que,  jus- 
qu'à présent,  on  n'en  a  guère  fait  d'application  en  France.  On  se  contente, 
en  général,  de  faire  déposer  les  eaux  dans  des  réservoirs  plus  ou  moins 
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considérables»  où  elles  se  débarrassent  des  matières  les  plus  grossières.  A 
Paris,  le  filtrage  est  complété,  soit  dans  des  établissements  spéciaux  qu'on 
appelle  fontaines  marchandes,  soit  chez  les  particuliers  au  moyen  de  petites 
fontaines  filtrantes.  Les  inconvénients  de  ce  procédé  sont  d'exiger  chez  les 
particuliers  la  présence  d'un  petit  appareil  sujet  à  des  nettoyages,  et,  sur 
la  voie  publique,  des  transports  d'eau  au  moyen  de  tonneaux.  Les  avan- 
tages sont  de  ne  faire  que  le  filtrage  rigoureusement  nécessaire,  car  il  faut 
remarquer  que  pour  beaucoup  d'usages  grossiers ,  l'arrosement  des  cours, 
des  jardins,  de  la  voie  publique,  le  jeu  des  fontaines  monumentales,  etc.,  le 
filtrage  est  pour  ainsi  dire  inutile.  Or,  quand  on  filtre  en  grand,  il  faut  topt 
filtrer,  à  moins  d'avoir  doubles  tuyaux  dans  toutes  les  rues,  ce  qui  jetterait 
dans  des  dépenses  plus  considérables  que  celles  qu'on  veut  éviter.  Il  suit 
de  là  que  le  filtrage  en  petit,  appliqué  à  la  seule  quantité  d'eau  pour  la- 
quelle il  est  utile,  ne  coûte  pas  beaucoup  plus  cher  que  le  filtrage  en  grand. 

Par  rapport  à  l'engorgement  des  conduites,  le  filtrage  ne  présente  que 
de  médiocres  avantages.  Le  môme  motif  qui  tient  les  matières  en  sus*- 
pension  dans  les  cours  d'eau  les  tient  aussi  en  suspension  dans  les  conduites. 
Si  cela  n'était  pas ,  les  tuyaux  seraient  bien  vite  encombrés.  Or,  ce  ré- 
suhat  ne  se  produit  pas  à  Paris,  où  l'eau  de  Seine  est  immédiatement 
lancée  dans  certains  tuyaux,  quoiqu'elle  contiennei  ainsi  que  nous  l'^ivons 
constaté  dernièrement,  jusqu'à  1  litre  de  vase  pour  4  mètres  cubes.  On 
trouve  bien  ici  et  là  quelques  dépôts,  mais  ils  n'ont  lieu  que  sur  des  points 
spéciaux,  où  la  vitesse  est  ralentie  par  une  cause  quelconque,  de  sorte 
qu'ils  ne  sont  pas  nuisibles  à  l'écoulement.  Ces  matières,  ténues  et  inso- 
lubles, ne  sont  jamais  adhérentes  aux  parois,  de  sorte  que  la  moindre 
vitesse  suffit  pour  les  entraîner. 

Des  considérations  que  nous  venons  d'exposer,  il  nous  semble  résulter 
que  les  matières  en  suspension  dans  l'eau  doivent  être  regardées  comme 
beaucoup  moins  dangereuses  que  les  matières  en  dissolution.  La  qualité 
des  eaux  n'en  est  pas  altérée,  on  peut  facilement  les  débarrasser  de  la  plus 
grande  partie  de  ces  matières  par  le  repos,  et  enlever  au  besoin  le  reste, 
soit  par  de  petits  appareils  de  filtrage,  soit  par  des  bassins  defiltration.  Le 
défaut  de  limpidité  de  l'eau  n'est  donc  pas  un  inconvénient  de  la  môme 
nature  que  celui  qui  résulte  d'une  mauvaise  composition  chimique.  C'est 
un  inconvénient  sans  doute,  mais  il  n'est  pas  très^grave?  et  on  peut  tou- 
jours y  remédier. 
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CHAPITRE  IL 

DU  MODE  DE  DISTRIBUTION  DES  EAUX  AUX  PARTICULIERS.  -  DU  PRIX  DE  VENTE. 

27.  Il  y  a  deux  modes  de  distribution  des  eaux.  Le  système  discontinu 
ou  intermittent,  et  le  système  continu.  Nous  ne  dirons  que  quelques  mots 
du  premier,  très-usité  en  Angleterre,  mais  qui  y  est  aujourd'hui  condamné 
par  tous  les  hommes  compétents. 

Dans  le  système  intermittent,  les  particuliers  ne  reçoivent  Teau  que  pen- 
dant un  certain  temps,  une  heure  par  jour,  par  exemple.  Le  tuyau  d'ali- 
mentation, ouvert  à  l'extérieur  par  un  fontaînier,  emplit  le  réservoir  de 
l'abonné,  et,  dans  le  reste  de  la  journée,  celui-ci  ne  peut  consommer 
que  la  capacité  de  son  réservoir.  Comme  il  est  impossible  de  la  calcu- 
ler, de  manière  à  ce  qu'il  reçoive  tout  ce  qu'amène  le  tuyau  public,  puis- 
que dans  chaque  maison  le  réservoir  est  à  un  niveau  différent,  et  que  la 
consommation  journalière  est  très- variable  ;  beaucoup  d'eau  passe  par  le 
trop-plein  et  se  trouve  perdue.  Qu'un  particulier  ait  ou  n'ait  pas  dépensé 
la  capacité  de  son  réservoir,  que  ce  dernier  soit  plein  ou  vide,  le  robinety 
verse  tous  les  jours  la  même  quantité  d'eau.  On  pourrait  remédier  à  cet  in- 
convénient avec  des  robinets  à  flotteur,  qui  fermeraient  la  conduite  d'ar- 
rivée quand  l'eau  s'élèverait  jusqu'au  trop-plein,  comme  cela  a  lieu  à 
Paris  dans  les  grands  établissements  jaugés.  Mais  ces  robinets  consti- 
tueraient une  dépense  d'achat  et  d'entretien  à  laquelle  il  serait  difficile 
d'assujettir  l'abonné,  qui  a  plus  d'intérêt  d'ailleurs  à  voir  renouveler  son 
eau  que  d'économiser   le  charbon   de  la  Compagnie  ,  de   sorte  qu'ils 
ne  sont  pas  en  usage.  La  perte  d'eau  qui  résulte  de  ce  mode  de  dis- 
tribution est  énorme;  on  l'évalue,  à  Londres,  à  plus  de  moitié  de  la  quan- 
tité totale.  * 

Un  autre  inconvénient  de  ce  système  est  d'exiger  l'établissement  d'un 
réservoir  dans  une  partie  élevée  de  la  maison  de  chaque  abonné.  C'est 
un  embarras  et  une  dépense.  Pour  éviter  les  fuites,  ces  réservoirs  sont 
doublés  en  plomb.  Or,  il  est  démontré  que  de  l'eau  conservée  dans  des 
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vases  de  plomb  ouverts  devient  un  poison  très-actif  par  la  dissolution  du 
métal.  C'est  à  un  empoisonnement  de  ce  genre  que  la  famille  du  roi  Louis- 
Philippe  a  failli  succomber  en  Angleterre. 

L'ouverture  et  la  fermeture  des  robinets  qui  donnent  l'eau  aux  maisons 
exigent  un  nombreux  personnel  de  fontainiers.  Pour  diminuer  cette  dé- 
pense, on  ne  place  le  robinet  qu'aux  branchements  de  rues,  de  sorte  que 
toutes  les  maisons  d'une  rue  ou  d'une  portion  de  rue  reçoivent  l'eau  à  la  fois. 
Quand  un  incendie  se  déclare,  l'abonné  et  ceux  qui  viennent  à  son  secours 
ne  peuvent  disposer  que  de  la  quantité  d'eau  insignifiante  qui  se  trouve 
dans  leur  réservoir  ;  il  faut  courir  après  le  fontainier  pour  avoir  la  clef  du 
branchement,  et  mettre  le  tuyau  en  charge  ;  quand  cela  est  fait,  la  maison 
souvent  est  brûlée.  M.  W.  Baddeley,  ingénieur,  inspecteur  de  la  Société 
d'assurances  pour  la  vie  contre  l'incendie,  affirme  que  sur  les  838  incen* 
dies  qui  ont  occasionné  des  désastres  sérieux  à  Londres  en  1849,  les  deux 
tiers  eussent  été  éteints  dès  l'origine,  avec  des  tuyaux  de  conduite  d'eau 
toujours  en  charge. 

28.  Nous  n'insisterons  pas  davantage  sur  ce  système.  Ce  que  nous 
venons  de  dire  suffit  pour  en  démontrer  les  inconvénients.  Nous  posons 
donc  en  principe  qu'on  ne  peut  penser  aujourd'hui  à  établir  un  pareil 
mode  de  distribution.  Dans  le  système  continu,  toutes  les  conduites  abou- 
tissent directement  ou  indirectement  à  un  réservoir  public,  et  à  quelque 
heure  qu'on  ouvre  un  robinet,  l'eau  s'en  échappe  avec  une  vitesse  due  à  la 
chaîne  de  ce  réservoir.  L'abonné  est  donc  dispensé  d'avohr  chez  lui  un 
réservoir  particulier,  à  moins  que,  dans  un  moment  donné,  il  ne  veuille 
dépenser  plus  que  le  produit  de  son  robinet;  ce  qui  n'a  lieu  que  pour  des 
établissements  industriels  d'une  certaine  importance  et  pour  lesquels  la 
construction  d'un  réservoir  n'est  pas  une  chaîne  comme  pour  les  par- 
ticuliers. 

29.  Le  système  continu  une  fois  admis  en  principe,  l'eau  livrée  attx 
particuliers  doit-elle  être  jaugée?  Nous  n'hésitons  pas  à  répondre  non,  pour 
tous  ceux  qui  ne  sont  pas  astreints  par  les  nécessités  de  leur  industrie  à  avoir 
un  réservoir.  En  eflfet,  le  jaugeage  entraine  presque  tous  les  inconvénients 
du  système  discontinu.  Gomme  il  n'existe  pas  de  compteur  pour  les  eaux  % 

'  Un  ingénîear  anglais,  M.  Siemmens,  nous  a  apporté  un  comptear  de  son  inTontion.  C'est  nne 
vis  enfermée  dans  le  tnyau  d'arrivée  et  à  laquelle  Teau  fait  &ire  un  nombre  de  tours  propor- 

5 


Digitized  by 


Google 


54  TRAITÉ  DE  LA  CONDUITE  ET  DE  LA  DISTRIBUTION  DES  EAUX. 

le  jaugeage  se  foit  aujourd'hui  *  au  moyen  d'un  diaphragme  qu'on  place 
dans  le  branchement  du  concessionnaire,  et  qui  limite  le  débit  par  vingt* 
quatre  heures  au  chifiPre  de  la  concession.  Ce  branchement  aboutit  alors 
à  un  réservoir  qui  reçoit  la  quantité  d'eau  déterminée,  de  manière  que  le 
concessionnaire  ne  peut  jamais  dépenser  plus  que  ne  le  porte  son  traité. 
Il  est  d'ailleurs  facile  de  se  rendre  compte  qu'un  réservoir  est  indispen** 
sable  dans  ce  système.  En  effet,  soit  une  concession  de  15  hectolitres  par 
jour  :  c'est  celle  de  la  plupart  des  maisons  de  Paris.  Si  l'abonné  n'avait 
pas  de  réservoir,  il  ne  pourrait  tirer  de  son  robinet  qu'un  litre  environ 
par  minute;  il  lui  faudrait  un  quart  d'heure  pour  recevoir  un  seau  d'eau. 
Dans  les  villes  où  les  maisons  reçoivent  plusieurs  ménages,  le  jaugeage 
établit  entre  eux  une  solidarité  gênante,  à  moins  d'avoir  autant  de  robinets 
de  jauge  et  de  réservoir  que  de  locataires,  ce  qui  occasionnerait  des  dé* 
penses  oonsidérables.  Le  jaugeage  a  donc  à  peu  près  les  mêmes  inconvé«« 
nients  que  le  système  discontinu  ;  ajoutons  qu'une  paille,  une  ordure  intro- 
duites dans  le  diaphragme  peuvent  en  diminuer  considérablement  la 


tionnel  à  sa  vitesse.  Ce  compteur,  que  nous  avons  expérimenté,  a  donné  des  résultats  trèa-satis* 
tiiianta  dans  lea  expériences  auxquelles  nous  rayons  aoumis,  Eesta  à  Bavoir  quels  sont  lea  Irais 
d*eptretien,  les  effets  de  Tincrustation,  etc.,  etc. 

'  Le  jaugeage  se  faisait  autrefois  au  moyen  de  tuyaux  particuliers  se  rendant  à  une  cuvette 
dite  de  distribution,  où  Teau  était  amenée  par  la  conduite  publique.  (Voir  la  planche  de  Genieys, 
qui  représente  la  fontaine  Galllon,  et  rexpllcation  do  cette  planche.)  Ce  système  exigeait  que 
Faboimé  eût  non-seulement  son  réservoir  pour  recevoir  Teau  qui  lui  était  délivrée  d'une  manière 
continue,  mais  encore  son  tuyau  spécial.  Il  n'y  avait  évidemment  que  des  gens  très-riches,  ou  très- 
voisins  de  la  cuvette,  qui  pussent  faire  la  dépense  de  pareils  branchements.  La  voie  publique  ne 
suffirait  pas  aujourd'hui  pour  contenir  tous  ceux  qu^exlgerait  t'alimentation  des  nombreux  abonnés 
de  la  ville  de  Paris.  Ce  système  de  jaugeage  n'était  au  reste  que  celui  qui  était  usité  dans  Panti* 
quiié.  Un  lénatus-^consulte ,  cité  par  Frontin ,  défendait  aux  particuliers  de  tirer  Teau  d'ailleurs 
que  du  château  d'eau,  pour  que  le  jaugeage  pût  être  fait,  et  pour  que  les  canaux  et  tuyaux  publics 
ne  fussent  pas  exposés  à  de  nombreux  déchirements  (ne  aut  rivi,  aut  fistulœ  publicœ  fréquenter 
iàêerentur).  Mais  ce  règlement  subissait  de  nombreuses  infractions.  Les  fontalniers  de  Rome 
piquaient  lea  conduites  et  donnaient  ainsi  aux  habitants  de  Teau  clandestinement.  Frontin  dit 
plus  loin  :  «(  II  faut  aussi  enlever  aux  fontainiers  l'espèce  de  revenus  qu'ils  appellent  points.  U  y 
«  a  sous  le  pavé  de  nos  rues  un  très-grand  développement  de  tuyaux.  Je  l'ai  trouvé  percé  par  le 
«  pointeur^  dans  son  parcours,  d'une  infmité  de  trous  destinés  à  donner  l'eau  directement  à  des 
«  tuyaux  particuliers  à  tous  ceux  qui  s'étaient  entendus  frauduleusement  avec  les  fontainiers, 
«  d'où  il  résultait  qu'il  ne  restait  presque  plus  d'eau  pour  les  usages  publics,  etc.  »  Il  fallait  punir 
le  pointeur  et  lui  prendre  son  système  ;  les  fraudeurs  donnent  souvent  d*utiles  leçons  aux  législa- 
teurs. Frontin  fait  oonnaHro  que  le  revenu  des  eaux  de  Rome  était  de  SîlO^OOO  lestert^es  (42,500fr.); 
il  ne  dit  pas  ce  que  gagnaient  ceux  qui  a  pamoHê  appellabantur. 
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produit^  et  que  par  conséquent  l'abonné  n'est  jamais  sûr  de  recevoir  la 
quantité  à  laquelle  il  a  droit« 

Le  jaugeage,  évidemment  nuisible  à  l'abonné^  est-il  avantageux  à  Tad- 
ministration  ou  à  l'entreprise  qui  fournit  l'eau  ?  Nous  ne  le  pensons  paS| 
et  voici  sur  quoi  se  fonde  notre  opinion,  que  nous  croyons  devoir  déve** 
lopper  avec  quelques  détails. 

On  est  habitué  à  voir,  dans  le  commerce ,  le  prix  de  la  marchandise 
proportionnel  à  la  quantité*  Ainsi,  deux  hectolitres,  trois  hectolitres  de 
vin  coûtent  deux  ou  trois  fois  plus  qu'un  hectolitre  de  vin.  On  a  donc  cm 
devoir  appliquer  ce  principe  à  la  vente  de  Teau  et  établir  un  prix  pro* 
portionnel  à  la  quantité.  On  n'a  pas  fait  attention  l"*  à  la  différence  qui  existe 
entre  les  fttiis  de  production  de  certains  objets  et  ceux  d'autres  objets  t 
pour  les  uns,  ces  frais  de  production  sont  proportionnels  à  la  quantité 
produite  ;  pour  les  autres ,  ils  en  sont  presque  indépendants  ;  2^  à  ce 
que,  la  vente  de  l'eau  étant  ordinairement  un  monopole,  le  prix  n'est  plus 
soumis  à  la  loi  de  la  concurrence,  et  qu'on  est  le  mattre  de  l'élever  ou  de 
l'abaisser  en  vue  de  tel  ou  tel  résultats 

Ainsi ,  une  ville  ou  une  compagnie  fait  une  distribution  d*eau ,  une 
source  est  dérivée,  les  tuyaux  sont  placés,  on  a,  comme  à  Toulouse,  dé- 
pensé 1  million  pour  avoir  4,000'"-^-  d'eau  par  jour;  c'est  donc  Une  dé- 
pense annuelle  de  50,000  fr.  augmentée  de  10,000  fr.  pour  frais  d'entre** 
tien,  soit  60,000  fr«,  à  laquelle  il  faut  faire  face.  Supposons  qu'on  ait  pris 
2,000"''^'  pour  les  usages  publics,  fontaines,  lavage  des  rues^  deségouts^ 
lavoirs,  abreuvoirs  publics,  etc«  ;  restent  3,000""-^*  dont  on  peut  disposer 
pour  concessions  particulières.  Comment  établira«t«on  le  tarif  pOur  tirer  le 
meilleur  parti  possible  de  cette  quantité  d'eau? 

Supposons  qu'on  fixe  un  prix  unique,  soit  50  fr«  par  mètre  cube;  il  ré- 
sultera évidemment  de  ee  chiffre  une  certaine  quantité  d'eau  vendue, 
1,000°»  «•,  par  exemple,  qui  produiront  une  recette  de  50,000  fr.;  l,00tt»-*- 
ne  seront  pas  vendus  et  seront  perdus  pour  l'exploitant  comtne  pour  le  pu- 
blic. Si,  pour  en  tirer  parti,  on  baisse  le  prix  à  40  fr.,  et  que  la  quantité  d'eau 
vendue  soit  de  1,200°*«',  la  recette  n'est  plus  que  de  48,000  fr.  ;  on  voit  que 
la  Compagnie  perdra  2,000  fr.  et  devra  revenir  à  son  ancien  tarifa  sauf  à 
laisser  écouler  inutilement  une  plus  grande  quantité  d'eau.  Cependant  il 
est  évident  que  l'état  de  choses  eréé  par  le  second  tarif  est  Uea  plus 
avantageux  que  le  premier.  En  effet,  les  mille  abonnés  qui  payent  40  fr. 
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au  lieu  de  50,  ont  évidemment  gagné  chacun  10  fr.,  soit  10,000  fr.,  et 
les  200  nouveaux  abonnés,  qui  prennent  de  l'eau  à  44)  fr.  et  qui  n'en 
prenaient  pas  à  50  fr.,  ont  évidemment  gagné  les  uns  9  fr.,  les  autres  8  fr., 
soit,  en  moyenne,  5  fr.  ;  on  peut  donc  évaluer  le  profit  du  public  à  1 1 ,000  f., 
c'est  donc  une  large  compensation  de  la  perte  de  2,000  fr.  de  la  Compa- 
gnie. Poussons  plus  loin  l'hypothèse  :  on  met  l'eau  à  30  fr.,  on  en  vend 
IdOO"*'^'.,  qui  donnent  une  recette  de  45,000  fr.  U  est  clair  que  les 
abonnés  à  50  fr.  réalisent  un  bénéfice  de  20  fr.  par  mètre  cube,  soit 
20,000  fr.  ;  les  abonnés  à  44)  fr.,  un  autre  de  10  fr.  en  sus  des  5  qu'ils 
avaient  déjà  gagnés,  soit  200  X 15  =  3,000  fr.  ;  enfin,  les  300  nouveaux 
abonnés,  un  bénéfice  moyen  de  5  fr.,  soit  1,500  fr.  ;  le  public  gagne  donc 
25,000  fr.  environ,  tandis  que  la  Compagnie  en  perd  5,000.  On  voit  que, 
suivant  qu'on  se  place  au  point  de  vue  de  l'intérêt  public  ou  à  celui  d'un 
exploitant,  on  doit  adopter  tel  ou  tel  tarif.  Nous  rendrions  les  résultats 
encore  plus  sensibles  en  relevant  le  taux  du  tarif,  en  supposant ,  par 
exemple,  que  le  chiffi*e  de  60  fr.  donne  une  vente  de  900°"'®*  et,  par  consé- 
quent, une  recette  de  54,000  fr.  ;  que  celui  de  70  fr.  donne  une  vente  de 
800"«-  et  une  recette  de  56,000  fr. 

Cet  exemple  explique  la  divergence  d'intérêt  qui  existe  entre  l'exploitant 
et  l'exploité,  lorsqu'il  y  a  monopole.  C'est  une  question  générale  que  nous 
avons  essayé  de  traiter  dans  divers  articles  des  Annales  des  ponts  et 
chaussées^  à  propos  de  la  mesure  de  l'utilité]  publique  et  des  péages  sur  les 
voies  de  communication,  et  qui  se  présente  dans  toute  exploitation  de 
monopole.  Nous  y  avons  démontré  que  chaque  taux  du  tarif  donnait  lieu 
à  un  certain  profit  pour  l'exploitant  ;  que  ce  profit,  nul  pour  un  taux  très-* 
élevé,  croissait  à  mesure  que  le  taux  diminuait,  jusqu'à  un  certain  point 
où  il  atteignait  son  maximum,  et  décroissait  ensuite  indéfiniment  ;  que  plus 
le  taux  était  bas ,  moins  il  y  avait  d'utilité  perdue.  On  se  rend  parfaite- 
ment compte  de  ces  résultats  dans  le  cas  d'une  distribution  d'eau.  Ainsi, 
quand  le  tarif  trop  élevé  est  un  obstacle  à  la  vente,  l'eau  qui  n'est  pas 
vendue  et  qui  se  trouve  perdue  a  évidemment  de  l'utilité,  puisqu'elle  trou- 
verait des  acquéreurs  à  un  prix  inférieur  :  cela  tient  à  ce  que  les  mêmes 
choses  ont  une  utilité  différente,  non-seulement  pour  divers  consomma- 
teurs, mais  pour  le  même  consommateur,  suivant  la  quantité.  Quand  l'eau 
est  chère,  les  gens  riches  mêmes  l'économisent. 
50.  Nous  trouvons  une  confirmation  de  ces  principes  dans  ce  qui  a  été  fait 
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à  Toulouse.  Le  prix  de  vente  des  eaux  a  été  fixé  à  20  fr.  l'hectolitre,  tandis 
que  le  prix  de  revient  n'était,  comme  on  vient  de  le  voir,  que  de  1  fr.  50 
(60,000  fr.  pour  40,000  hectolitres);  à  ce  taux,  la  ville  a  fait  7,400  fr. 
d'abonnements,  c'est-à-dire  qu'elle  a  vendu  320  hectolitres,  moins  de  la 
centième  partie  de  l'eau  élevée.  C'est  là,  il  faut  bien  le  dire ,  un  échec 
complet  sous  le  rapport  fiscal  ou  commercial,  (c  Dans  l'origine,  dit  M.  Dau- 
fr  buisson ,  les  propriétaires  des  grandes  maisons  avaient  presque  tous 
c  témoigné  le  désir  d'avoir  des  eaux  chez  eux  :  des  dispositions  avaient 
«  même  été  faites  pour  les  satisfaire.  Mais  lorsqu'ils  ont  eu  presque  à  leur 
«  porte  de  l'eau  en  abondance  et  dans  toute  sa  fraîcheur,  et  qu'ils  ont  pu 
«  pourvoir  à  tous  leurs  besoins  sans  se  donner  les  soins  et  les  embarras 
«  d'une  concession  particulière,  ils  y  ont  renoncé.  »  Sans  doute,  la  multi- 
plicité des  orifices  gratuits  est  une  difficulté  pour  la  vente  de  l'eau,  on  doit 
en  tenir  compte  dans  l'établissement  du  tarif.  Or,  vendre,  à  Toulouse, 
20  fr.  ce  qui  à  Paris,  ville  de  richesse  et  de  luxe,  ne  se  vend  que  diffici- 
lement 5  fr.,  n'était  pas  un  moyen  de  surmonter  la  difficulté.  Cependant, 
on  voit  que  le  prix  de  20  fr.  a  trouvé  un  certain  nombre  d'acheteurs,  le 
prix  de  15  fr.  en  aurait  évidemment  trouvé  davantage;  ceux  de  10  fr., 
de  5  fr.,  etc.,  encore  plus.  Or,  que  faisait  la  ville  de  Toulouse  de  l'eau  qui 
n'était  pas  vendue?  Sa  délibération  du  26  juillet  1826  répond  à  cette 
question  :  «  Toute  l'eau  qui  ne  sera  pas  concédée  conformément  à  l'article 
c  premier  (à  20  fr.  l'hectolitre)  sera  portée  et  versée  sur  la  voie  publique, 
«  c  est-à-dire  sur  les  places  et  dans  les  rues.  »  Ainsi ,  voilà  d'une  part  de 
l'eau  qui  n'a  coûté  que  1  fr.  50  l'hectoUtre,  et,  d'autre  part,  des  gens  qui 
consentiraient  à  la  payer  15  fr.,  10  fr.,  5  fr...,  et  on  préfère  la  répandre 
sur  la  voie  publique  que  de  la  leur  donner!  Comment  justifier  un  pareil 
refus?  Que  si  l'on  disait  qu'avec  des  prix  aussi  bas  on  vendrait  trop  d'eau 
et  qu'il  n'en  resterait  pas  assez  pour  les  usages  publics,  nous  répondrions 
qu'il  ne  faut  jamais  redouter  de  vendre  5,  10,  15  fr.  ce  qui  ne  coûte 
que  1  fr.  50,  attendu  qu'avec  de  pareils  bénéfices  il  est  toujours  facile 
d'augmenter  la  production;  que  si  l'on  disait  que  des  prix  inférieurs  auraient 
augmenté  la  consommation,  mais  diminué  la  recette,  nous  répondrions 
d'abord  que  cela  n'est  pas  probable,  et  qu'ensuite,  avec  un  tarif  gradué 
avec  intelligence,  cela  n'est  pas  possible.  C'est  ce  que  nous  allons  tâcher 
de  faire  voir. 
31.  Le  but  qu'on  doit  se  proposer  dans  l'exploitation  d'une  distribution 
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d*eau,  c'est  de  donner  un  emploi  utile  à  toute  celle  qui  est  disponible,  et 
d'indemniser  l'exploitant  des  dépenses  premières  qu'il  a  faites.  Or,  nous 
venons  de  faire  voir  les  conséquences  du  tarif  unique  pour  la  vente  du  prix 
de  l'eau  réglé  sur  la  quantité.  Les  résultats  ne  sont  pas  les  mêmes  lorsque 
l'eau  est  vendue  par  abonnement  à  discrétion,  et  qu'on  admet  des  classes 
différentes  d'abonnement. 

Imaginons  que  tous  les  propriétaires  d'une  ville  fassent  consciencieuse-» 
ment  connaître  le  prix  maximum  qu'ils  consentiraient  à  donner  pour  un 
abonnement  à  discrétion.  En  établissant  le  tarif  pour  chacun  d'eux  sur  le 
chiffre  de  sa  réponse^  l'exploitant  percevrait  la  plus  grande  recette  possible 
et  toute  l'utilité  du  produit,  recette  qui  pourrait  dépasser  de  beaucoup  la 
rémunération  qui  est  due  aux  sacrifices  qu'il  a  faits.  Mais  si,  au  lieu  de 
percevoir  la  somme  entière  déclarée  par  le  propriétaire ,  on  n'en  perçoit 
qu'une  fraction,  le  quart,  ou  le  tiers,  ou  la  moitié,  ce  qu'il  faut  enfiu  pour 
que  la  recette  soit  en  rapport  avec  les  sacrifices  antérieurs,  il  est  évident 
qu'il  n'y  aura  pas  d'utilité  perdue  et  qu'elle  se  partagera  tout  entière 
entre  les  exploitants  et  les  exploités. 

L'eau  doit  donc  être  vendue  par  abonnement  à  discrétion,  à  un  prix 
proportionnel  à  l'utilité  qu'en  retire  l'abonné*  Plusieurs  difficultés  se  pré«* 
sentent  pour  appliquer  oe  principe,  et  nous  dirons  de  suite  que  nous  n'avons 
d'autre  prétention  que  de  signaler  les  moyens  d'approcher  le  plus  possible 
de  la  meilleure  solution. 

L'abonnement  à  discrétion  pourrait  conduire  à  une  consommation  d'eau 
plus  grande  que  la  quantité  dont  on  peut  disposer.  Si  cela  était,  cela  prou- 
verait seulement  que  la  distribution  est  insuffisante,  qu'on  s'est  trompé 
dans  l'évaluation  primitive  qui  a  été  faite  et  qu'il  y  aurait  lieu  de  com^déter 
l'alimentation.  Mais  c'est  là  un  cas  exceptionnel;  dans  toute  distribution 
nouvelle,  ce  n'est  pas  l'eau  qui  manque,  c'est  l'abonné,  et  celui-^»  ne  vient 
pas.  souvent  à  cause  du  tarif.  Â  Paris,  par  exemple,  le  moindre  abonnement 
ayant  été  fixé  à  75  fr.,  il  est  clair  que  la  ville  perd  les  recettes  de  ceux  qui 
s'abonneraient  à  60,  à  50,  à  40,  etc.,  etc.,  etc.  Des  5,000''  que  lui  doit  la 
Compagnie  du  canal  de  l'Ourcq,  elle  n'en  dépense  que  la  moitié;  tous  les 
jours,  5, 000  mètres  cubes  d'eau  sont  perdus  pour  elle  et  pour  les  particuliers. 
11  va  sans  dire  d'ailleurs  que  l'abonnement  à  discrétion  s'entend  des  usages 
ordinaires,  et  non  des  abus  qu'on  pourrait  imaginer.  Ce  n'est  pas  d'ailleurs 
un  mode  nouveau  et  inusité;  à  Paris,  à  Londres,  il  y  a  des  milliers 
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d'abonnés  à  discrétion ,  et  en  ce  qui  concerne  Paris,  nous  pouvons  dire 
que  les  abus  sont  excessivement  rares.  L'abonnement  à  discrétion  existe^ 
sa  possibilité  ne  saurait  être  mise  en  question  ;  il  s'agit  seulement  de  le 
tarifer,  de  savoir  si  la  base  du  prix  doit  être  la  quantité  consommée  ou 
l'utilité  trouvée  dans  la  consommation.  A  Paris,  c'est  le  premier  système 
qui  est  en  vigueur,  nous  le  croyons  vicieux;  à  Londres  et  autres  villes 
d'Angleterre,  le  mode  d'abonnement  se  rapproche  du  second,  et  nous  le 
croyons  meilleur. 

La  difficulté  de  connattre  le  sacrifice  que  voudrait  faire  l'abonné  pour 
avoir  de  l'eau,  et  de  fixer  le  prix  de  l'abonnement  sur  ce  sacrifice,  est  plus 
sérieuse.  Cependant  nous  ne  la  croyons  pas  insurmontable.  Il  y  a,  en  effet, 
des  caractères  apparents  qui  permettent  de  faire  à  cet  égard  des  con- 
jectures suffisamment  exactes  pour  asseoir  la  spéculation.  Il  est  clair  que 
le  sacrifice  que  se  décidera  à  faire  le  propriétaire  d'une  maison  pour  avoir 
un  abonnement  dépendra  du  nombre,  de  la  richesse  de  ses  habitants,  de 
la  nature  de  leur  industrie,  de  la  difficulté  qu^ils  peuvent  avoir  à  se  pro- 
curer de  Teau.  Or,  ce  sont  là  des  caractères  publics,  pour  ainsi  dire,  qu'on 
peut  exploiter,  sans  avoir  recours  à  des  procédés  d'inquisition.  Ainsi»  dans 
certaines  villes  d'Angleterre,  l'abonnement  aux  eaux  se  réglant  sur  le 
prix  du  loyer  des  maisons,  descend  naturellement  à  la  portée  de  ceux  qui 
ne  pourraient  faire  de  grands  sacrifices  pour  l'obtenir.  C'est  un  premier  pas 
fait  dans  une  bonne  voie;  on  en  peut  faire  beaucoup  d'autres.  Ne  pourrait- 
on  faire  des  classes  de  maisons  comme  on  fait  des  classes  de  voyageurs 
sur  les  chemins  de  fer?  Supposez  que  sur  ces  voies  de  communication  il 
n'y  eût  que  le  tarif  de  la  première  classe,  quelle  perte  pour  le  public  et 
pour  les  compagnies  ! 

L'étude  du  tarif  de  la  vente  de  l'eau  est,  suivant  nous,  une  étude  toute 
locale  ;  un  tarif  qui  réussirait  dans  une  ville  ne  réussirait  pas  dans  une 
autre.  Imaginez  que  l'une  d'elles,  située  sur  une  hauteur,  n'ait  que  des 
puits  très-profonds,  et  que  l'eau  qu'on  en  tire  soit  de  mauvaise  qualité, 
l'eau  pourra  s'y  vendre  évidemment  plus  cher  que  dans  une  autre  où  l'eau 
serait  meilleure  et  d'un  puisage  plus  facile.  Un  des  obstacles  à  la  vente  de 
l'eau,  c'est  la  distribution  gratuite  qu'on  en  fait  au  moyen  de  fontaines 
publiques,  comme  à  Paris.  Plusieurs  villes  en  France  n'ont  même  pas 
d'autre  mode  de  distribution.  Nous  n'avons  d'autre  objection  à  faire  à  ce 
système  que  l'illusion  où  se  trouvent  quelques-uns  de  ses  partisans  qui 
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croient  qu'il  a  FavaDtage  de  donner  l'eau  gratuitement.  L'Etat  ou  les 
villes  ne  peuvent  donner  quelque  chose  gratuitement,  qu'à  la  condition  de 
faire  payer  plus  cher  d'autres  services.  Ainsi ,  dans  l'exemple  que  nous 
avons  cité  tout  à  l'heure  d'une  ville  qui  a  dépensé  un  million  pour  une 
distribution  d'eau,  il  est  clair  que  si  elle  se  borne  à  faire  de  ses  eaux  une 
distribution  publique  et  gratuite,  elle  sera  obligée  de  faire  payer  aux  habi- 
tants, d'une  manière  quelconque,  l'intérêt  de  ce  million  et  les  frais  d'en- 
tretien; qu'elle  augmente  son  octroi,  qu'elle- ajoute  de  nouveaux  centimes 
à  ses  centimes  additionnels;  quel  que  soit  le  moyen  auquel  elle  aura  re- 
cours, il  faudra  toujours  que  l'eau  soit  payée. 

Nous  ne  nous  étendrons  pas  davantage  sur  ce  sujet,  nous  n'avons  voulu 
qu'appeler  l'attention  sur  les  questions  qu'il  soulève,  et  qui  sont  plutôt  du 
ressort  de  Téconomie  politique  que  du  métier  de  l'ingénieur. 
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CHAPITRE  m. 


RÉSUMÉ  DES  PRINCIPES  ET  THÉORÈMES  GÉNÉRAUX  DE  L'HYDRAULIQUE , 
APPLICABLES  A  L'ÉTUDE  DES  DISTRIBUTIONS  D'EAU. 


32.  L'étude  des  projets  de  distribution  d'eau  exige,  sinon  la  connais- 
sance approfondie  de  l'hydraulique,  du  moins  celle  des  principes  et  des 
théorèmes  fondamentaux  de  cette  science  ;  car  c'est  sur  eux  et  sur  quel- 
ques données  fournies  par  l'expérience  que  reposent  les  formules  spéciales 
qui  doivent  servir  à  résoudre  les  différents  problèmes  qui  peuvent  se  pré- 
senter dans  cette  étude.  Ces  connaissances  préliminaires  se  trouvent  dans 
tous  les  traités  d'hydraulique,  et  nous  aurions  pu  nous  borner  à  y  renvoyer  ; 
mais  nous  avons  pensé  qu'en  les  présentant  dans  ce  chapitre  d'une  ma- 
nière sommaire,  sous  une  forme  moins  générale  et  plus  appropriée  aux 
applications  que  nous  devons  en  faire  dans  le  reste  de  cet  ouvrage,  nous 
épargnerions  à  nos  lecteurs  un  travail  assez  pénible.  Nous  avons,  du  reste, 
cherché  à  abréger  cette  partie  autant  que  possible,  et  à  ne  conserver  des 
démonstrations  que  ce  qui  nous  a  paru  indispensable  pour  faire  comprendre 
les  résultats. 

33.  En  mécanique,  on  considère  l'eau  comme  un  corps  fluide  et  incom- 
pressible, c'est-à-dire,  qui  peut  changer  de  forme  indéfiniment,  se  mouler 
dans  les  vases  qui  le  contiennent  sans  présenter  de  résistance,  et  être  sou- 
mis à  la  plus  grande  pression  sans  changer  de  volume. 

En  réalité,  l'eau  n'est  ni  incompressible,  ni  parfaitement  fluide  ;  mais 
ses  changements  de  forme  par  l'effet  de  la  pression  sont  si  petits  que,  jus- 
qu'à présent,  on  ne  s'en  est  pas  occupé  dans  la  pratique.  Quant  à  la  force 
de  cohésion,  elle  joue  un  rôle  assez  important  dans  un  grand  nombre  de 
phénomènes,  et  nous  nous  en  sommes  occupé  dans  nos  Etudes  sur  lemou' 
ventent  des  eaux  courantes;  parce  que,  dans  les  grands  cours  d'eau,  les 
molécules  liquides  peuvent  prendre  des  vitesses  sensiblement  différentes 
les  unes  des  autres;  mais  dans  les  rigoles,  dans  les  conduites  qui  desser- 
vent les  distributions  d'eau,  les  dimensions  des  sections  et  les  vitesses  sont 
toujours  trop  faibles  pour  qu'il  puisse  y  avoir  de  l'intérêt  à  tenir  compte  de 
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la  cohésion^  c'est-à-dire  des  forces  qui  se  développent  lorsque  les  molé- 
cules glissent  les  unes  sur  les  autres.  Nous  considérerons  donc,  dans  toutes 
les  questions  dont  nous  allons  nous  occuper,  l'eau  comme  parfaitement 
fluide  et  incompressible. 

34.  De  ces  deux  propriétés  on  tire  les  conséquences  suivantes,  qu  il 
nous  suffîi*Sl  d'étioncer  : 

l""  La  surface  d'un  liquide  en  repos  est  horizontale  ; 

2°  Toutes  les  tranches  horizontales  éprouvent  la  même  pression  p  sur 
chaque  unité  de  surface  ;  de  sorte  que  si  &)  est  la  surface  d'une  tranche  ho- 
rîzontale,  la  pression  qu'elle  supporte  est|)û); 

3**  Cette  pression  p  est  égale  au  poids  du  liquide  supérieur  sur  l'unité  de 
sui'face,  augmenté  de  la  pression  Pq  qui  a  lieu  sur  la  surface  supérieure  ; 
de  sorte  qu'en  appelant  p  la  densité  du  liquide,  et  z  la  distance  verticale 
de  la  tranche  à  la  surface  supérieure,  on  a  :  />  =  pz  +  Pq. 

4"^  La  pression  sur  un  élément  de  surface  plongé  dans  l'eau,  quelle  que 
soit  son  inclinaison,  est  égale  à  la  surface  de  cet  clément,  multipliée  par 
là  pression  pai^  unité,  pz  +  pQ,  de  la  couche  horizontale  qui  passe  par  le 
centre  de  cet  élément  ; 

5*  Si  le  lolig  dé  la  paroi  d'un  vase  fermé  (fig.  1),  dont  la  surface  supé- 
rieul^e  AB  supporte  une  pression  Pq  Ûo»  on  percodes  trous  à  diverses  hau- 
teurs, et  qu'on  y  applique  des  nianomètres  mn^  pq^  dans  lesquels  le  vide 
aura  été  fait  ;  le  liquide  s'y  élèvera  au-dessus  de  AB,  à  une  hauteur  A,  ca- 
pable db  pMduife  sur  la  paroi  uue  pression  égale  à  p2+Fo;  on  aura  donc  : 

pz  +  l?o  =  fh, 
et  par  conséquent 

'    p 
Toutes  ces  colonnes  mandmétriques  s'arrêteront  à  une  surface  A'B' 

que  nous  appellerons  surface  de  pression  élevée  de  H,  =  ^^  au-dessus  de 

ABi  Gett«6urfece^  dans  le  cas  où  le  liquide  est  en  repos,  est  un  plan  ho- 
rifcontall  et  si  la  surface  AB  est  exposé©  à  l'air  libre,  et  que  le  liquide  soit 

de  Teau,  eu  appelant  t*,  ï^  pression  atmosphérique,  et  Ma  =  y  la  hauteur 

d'eau  capable  delà  produire»  on  a  : 
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6^  S)  l'on  applique  à  la  paroi  du  vase  deq  manomètres  mriy  pq  soqnii»  à 
la  pression  de  l'air,  l'eau  s'y  élèvera  au-dessus  de  la  surface  AB  ^  uqa 
hauteur  H'  telle  qu'on  ait  : 

En  appelant  Pa  la  pression  par  mètre  carré  de  l'atmosphère,  on  aura  donc 

jj,_Po-P« 

p 

Toutes  ces  colonnes  manométriques  s'arrêteront  à  une  surfece  CC,  que 
nous  appellerons  surfeee  de  charge,  et  qui,  dans  le  cas  où  le  liquide  est  en 
repos,  est  un  plan  horizontal.  Sa  distance  Â'C  à  la  ligne  de  pression  est  H^. 

Si  la  surface  AB  n'éprouve  d'autre  pression  que  celle  de  l'atmosphère,  la 
surface  de  çhsirge  se  copfond  avec  cellp  iie  la  couche  supérieure  du  liquide. 

Il  est  essentiel  de  remarquer  que  le  niveau  des  colonnes  manométriques, 
pour  le  liquide  en  repos,  n'est  Influencé  ni  par  leur  section,  ni  par  leur 
direction,  ni  par  la  position  ou  la  grandeur  dea  orifices  auxquels  ellaa 
correspondent. 

3â,  Considéroqa  maintenant  (fig,  9)  un  liquide  en  mouvepent  danp 
un  vase  entretenu  constamment  plein,  et  cherchons  les  relations  qui 
existent  entre  les  quantités  suivantes  : 

%    la  aurfaoe  supérieure; 
G)     la  surface  d'iin()  seQtion  quelconque; 
û    l4  surface  4e  la  sçctipn  extrôm?; 
f)     la  densité  du  liquide  ; 
z     la  distance  verticale  de  la  section  quelconque  w  à  la  surface 

supérieure; 
Z     celle  de  la  section  extrême  à  la  même  surface  ; 
s     la  longueur  de  la  paroi  du  vase  comptée  à  partir  de  la  surface 
supérieure; 
Po>P>  P     'es  pressions  par  mètre  carré  :  sur  la  section  supérieure,  sur 

la  section  quelconque,  sur  la  section  de  sortie  ; 
H^,  ^,  H    les  hauteurs  du  liquide  produisant  ces  pressiopa  sur  l'unité  de 

surface  ; 
Yoj  v>  V    les  vitesses  des  sections  i2^,  w,  Û; 
g     l'intensité  de  la  pesanteur  ; 
X     le  périn)àtra  d'une  section  qualeonqiie  du  v^jse. 
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Dans  ce  qui  va  suivre,  nous  continuerons  d'ailleurs  de  désigner  par  H.  la 
hauteur  de  liquide  qui  produirait  la  pression  P.  de  l'atmosphère. 

L'expérience  a  appris  que  le  mouvement  d'un  Uquide  dans  un  vase  dé- 
veloppe une  force  retardatrice  proportionnelle  au  périmètre  x?  croissant 
avec  la  vitesse,  et  indépendante  de  la  pression  ;  de  manière  qu'on  peut  la 
représenter  par  xfiy)-  H  y  ^  donc  une  difiFérence  complète  entre  les  lois  du 
frottement  des  liquides  et  des  solides. 

Le  frottement  est  : 


Pour  ks  solides, 
proportionnel  à  la  pression , 
indépendant  de  la  surface  de  contact, 
indépendant  de  sa  vitesse. 


Pour  les  liquides  y 
indépendant  de  la  pression , 
proportionnel  à  la  surface  de  contact , 
proportionnel  à  une  fonction  qui  croit 
rapidement  avec  la  vitesse. 


Il  suit  de  là  que  chaque  tranche  du  liquide  est  soumise  à  une'  force  re- 
tardatrice qu'on  peut  représenter  par  y(j{y)ds\  -f[v)d$  est  donc  l'inten- 
sité de  cette  force  par  unité  de  surface  dans  la  tranche  o.  On  pourrait  la 
remplacer  par  une  colonne  de  liquide  d'une  hauteur  dy^  qu'on  détermi- 
nerait par  l'équation  :  pdy:=^f(v)ds.  D'où  il  suit  que  y=  /  — /(v)efc  est 

la  hauteur  de  la  colonne  de  liquide  qui  remplacerait  le  frottement  de  la 
paroi  du  vase,  depuis  la  surface  Â6  jusqu'à  la  section  g). 
Le  volume  d'une  tranche  quelconque  o),  est  tads}  son  poids,  p(éds\  sa 

masse,  ^^ — . 

9 

Voici  maintenant  les  forces  qui  agissent  sur  cette  tranche  :  son  poids, 
la  pression  sur  la  surface  supérieure  cap,  la  pression  sur  la  surface  infé- 
rieure en  sens  contraire  du  mouvement  (ù{p  +  dp)  (ces  deux  forces  se 
réduisent  évidemment  à  — wc(p);  enfin  le  frottement  — xf(v)* 

Le  travail  de  ces  forces  pendant  l'instant  dt  est  : 

pour  la  pesanteur,  pcodsdZf 

pour  la  pression,  — tùdpds^ 

pour  le  frottement,  — x/l^)^^^- 

L'équation  du  mouvement  de  la  tranche  sera  donc  : 
i-i  vdv=p<ad$dz  —  iùdsdp —  xfi^)  ^^  y 


Digitized  by 


Google 


PRINCIPES  ET  THÉORÈMES  GÉNÉRAUX  DE  L'HYDRAULIQUE.  4S 

OU  !!^  =  dz-^-^f(v)ds. 

g  p       pw  '  ^  '^ 

En  intégrant  depuis  la  surface  supérieure  jusqu'à  la  surface  &),  il  vient  : 

ou  en  mettant  pour  ^*,  ^,    /  ^f[v)ds  leurs  valeurs  : 

!^  =  Uo+z-h^y,  (1) 

ou  f^  +  h+y^z  =  Yg  +  E„ 

Les  quantités  contenues  dans  le  premier  membre  de  cette  équation,  et  qui 
sont  relatives  soit  à  la  vitesse,  soit  à  la  position  de  la  tranche  <ù,  soit  aux 
forces  qui  agissent  sur  elle,  forment  une  somme  constante.  La  quantité 
y  qui  représente  le  frottement  de  la  paroi  du  vase  depuis  son  origine 
jusqu'à  la  section  considérée  s'appelle  la  perte  de  charge.  En  effet,  nous 
avons  vu  tout  à  l'heure  que  la  pression  sur  une  tranche  était  exprimée, 
à  l'état  de  repos,  par  Eq  +  z^  tandis  qu'à  l'état  de  mouvement  on  a  : 

Nous  reviendrons  plus  tard  sur  ce  sujet. 

36.  Lorsque  la  forme  du  vase  est  déterminée,  on  a  entre  v  et  V©  la 
relation  û>t;  =  ÛoVo,  et  l'équation  (1)  peut  se  mettre'sousla  forme  : 

En  appliquant  cette  équation  à  l'orifice  de  sortie,  on  a  : 


V 


2g(Ho+Z-H-Y) 


('-$)■ 


Le  cas  pratique  qui  se  présente  le  plus  fréquemment,  c'est  celui  où  la 
surface  supérieure  Q^  est  très-grande  par  rapport  à  Î2.  On  a  alors  : 


V=^^2g(Ho+Z— H-Y), 

Hj,+  Z — H,  c'est  ce  qu'on  appelle  la  charge  sur  Forifice  ;  si  on  la  désigne 
par  C,  on  a  : 
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Y=/29(ç-Y).  (3) 

Lorsque  le  vase  est  assez  court  pour  qu'on  puisse  négliger  reflfet  du 
frottement  Y,  qui  a  lieu  depuis  la  surface  supérieure  jusqu'à  l'oriflce  de 
sortie^  on  a  simplement  : 

v=^^.  (4) 

L'équation  (4)  peut  être  cpnsidéréç  copim«  l'équation  fondamentale  de 
l'hydraulique;  c'est  celle  dont  l'application  e«t  la  plus  fréquente.  V  s'ap- 
pelle U  vitesse  due  à  la  tiautpur  Ç,  et  Ç  la  hauteur  génératrice  de  la 
vitesse  V.  Remarquons  que  la  vitesse  de  la  tranche  de  sortie  est  précisé- 
ment celle  qu'elle  aurait  si  elle  était  tgmbée  d'une  hauteur  Ç. 

La  plupart  des  écoulements  que  Ton  considère  dans  la  pratique  ont 
lieu  entre  deu%  vases  dont  les  surfaces  supérieuros  ne  sont  soumises  qu'à 
la  pression  atmosphérique.  De  sorte  que  H=Ha  +  /ii9  ^i  désignant  la 
hauteur  de  l'eau  dans  le  second  vase  au-dessus  de  Forifloe  de  sortie.  On 
a  alors  (flg.  3)  : 

ç=Ha  +  Z— H  =  Z— *,; 

c'est-à-dire  que  Ç  est  la  différence  de  niveau  entre  les  deux  vases.  Il  soit 
de  là  que  le  débit  d'un  orifice  reste  constant  toutes  les  fols  que,  conservant 
sa  section  ù,  on  l'élève  on  on  l'abaifse  le  lopg  de  la  paroi  du  vase  dans 
lequel  il  dégorge,  pourvu  que  ce  changement  dp  position  n'altère  pas  sen- 
siWeipent  la  longueur  du  vase^  ou  plutôt  les  frottements  de  la  paroi,  En 
effet,  le  débit  est  toujours  exprimé  par 

Q=Û>^2g(Ç-Y);  (5) 

c'est  ce  qui  a  lieu  évidemment  dans  les  vases  très-courts ,  puisqu' alors 
on  néglige  le  terme  Y.  Ainsi,  les  deux  orifices  0  et  0'  de  la  fîg.  9  auraient 
le  même  débit,  s'ils  avaient  1^  mOn^e  section. 

37.  Pour  que  la  vitesse  Y  ait  l'intensité  déterminée  par  les  équations 
précédentes,  il  faut  que  la  forme  du  vase  et  sa  position  remplissent  cer- 
taines conditions.  En  effet,  la  pression  A  dans  une  section  quelconque  est 
toujours  nulle  ou  positive.  De  sorte  qu'on  a  le  maximum  que  peut  atteindre 
la  vitesse  dans  une  section  en  faisant  A=?o  dann  l'équation  (1).  On  a 
donc  toujours  : 

v*<Vo*  +  2g(2-t-Ho— 1/)- 
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Si  noUB  supposons  que  la  vitesse  Vq  dé  iB  section  supérieure  soit  buUe, 
en  négligeabt  TefiFet  du  frottement  y^  cette  condition  se  réduit  à  : 

Ainsi,  si  pour  une  section  du  vnse  on  avait  2< — H^  (flg,  4),  il  n'y 
aurait  pas  d'écoulement  possible.  Si,  ce  vase  étant  rempli,  oh  ouvrait 
rorifice  0^  il  se  formerait  un  vide  C'MD'  tel,  que  la  hauteur  du  point  G' 
au-dessus  de  la  surface  ÂB  serait  égale  à  H^,  et  celle  de  D^  au^^lessus  de 
la  surface  FG  à  Ha»  le  vase  FG  étant  supposé  ouvert  à  l'air  libre»  Maintenant 
si  Ton  enlevait  ce  dernier  vase,  la  colonne  OD'  s'échapperait  et  serait  rem- 
placée par  de  l'air;  si,  en  outre,  la  pression  atmosphérique  agissait  seule 
sur  la  surface  ÂB,  le  liquide  restant  prendrait  le  même  niveau  dans  les 
debx  branches  ÂBK,  KCM. 

Si  la  partie  supérieure  du  siphon  (c'est  ainsi  qu'on  appelle  les  vases 
dont  quelques  parties  dépassent  le  niveau  supérieur  du  liquide)  est  au- 
dessous  de  À'B'  (fig.  5),  il  y  a  écoulement;  mais  le  débit  à  l'orifice  0  ne  sera 
Celui  donné  par  la  formule  (5)  qu'autant  que  toutes  les  sections  antérieures 
pourront  avoir  un  débit  au  moins  égal  à  celui  que  donne  cette  formule. 
En  supposant  qu'il  s'agisse  d'un  vase  très-court  pour  lequel  on  puisse 
négliger  le  frottement,  il  faudra  qu'on  ait  : 

«Y2gf(H,+  «')>û^^2^Ç  ou  f^'\Ho^-z')>Sl*Z 
{%'  pouvant  être  une  quantité  négative  comme  dans  le  cas  de  la  âg.  h). 

Si  cette  condition  n'est  pas  remplie,  il  se  formera  un  vide  entre  la 
section  tù  et  un  point  situé  à  Ha  au-dessus  de  la  surface  du  bassin  infé- 
rieur, qui  reçoit  la  pi^ession  atmosphérique. 

11  n'est  pas  nécessaire,  pour  que  cet  eflFet  se  produise,  que  le  vase 
s^élève  au-dessus  de  la  surface  AB;  l'inégalité  précédente  peut  n'être 
pas  satisfaite ,  même  avec  des  valeurs  de  z  toutes  positives ,  pourvu 
qu'une  section  &>'  fût  assez  petite,  ou  que  la  section  de  sortie  et  la  charge 
sur  cette  section  fussent  assez  grahdes  (iig.  6  et  7).  Il  est  évident,  du  reste, 
qu'il  ne  peut  y  avoir  de  vide  qu'autant  qu'il  y  a  une  distance  verticale 
plus  grande  que  Ha  entre  la  section  cù  et  la  section  de  sortie.  Si  cette  con- 
dition n'existe  pas  (fig.  8),  il  n'y  a  pas  de  vide,  tnais  la  pression  y  est  tou- 
jours nulle,  c'est-à-dire  que  si  l'on  établit  en  ce  point  un  manomètre, 
plongeant  par  le  bas  dans  un  récipient  ouvert  à  l'air  libre,  l'eau  pourra 
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s'y  élever  à  la  hauteur  Ha,  et  que  si  le  récipient  est  à  une  distance  verticale 
de  (ù  moindre  que  Ha ,  l'eau  pourra  monter  dans  le  vase  FG. 

Si  les  orifices  0,  dans  les  figures  4, 5,  6  et  7,  débouchaient  à  Tair  libre,  ce 
fluide,  pénétrant  dans  l'intérieur  des  vases,  y  changerait  les  conditions  de 
l'écoulement.  Le  siphon  delà  figure  4  cesserait  de  fonctionner;  l'écoule- 
ment aurait  lieu  dans  les  figures  5,  6  et  7,  dans  les  conditions  ordinaires, 
au-dessus  de  »',  c'est-à-dire  que  la  vitesse  de  sortie  serait  ^2gz  et  le  pro- 
duit (ù'  V^2gz  ;  mais  en  aval,  la  section  variable  a  de  l'eau  serait  donnée 
par  l'équation, 


a\/2gz  =  (ùy2gz  ,  ou  a=w'|/5l. 


Lorsque  la  pression  devient  nulle  dans  un  vase,  et  qu'il  se  trouve  dans 
des  conditions  telles  qu'un  vide  puisse  se  former,  l'écoulement  ne  peut 
guère  être  soumis  au  calcul.  Les  étranglements  occasionnent  toujours  de 
grandes  pertes  de  force  vive,  de  plus  l'air  dissous  dans  l'eau  et  la  vapeur 
se  dégageant  dans  ces  espaces,  y  produisent  une  tension  qui  a  pour 
résultat  de  diminuer  la  vitesse.  Nous  ne  nous  sommes  arrêté  sur  ces  cas 
exceptionnels  que  pour  indiquer  les  caractères  généraux  des  phénomènes 
qui  se  présentent  alors,  et  pour  faire  voir  que  les  formules  de  l'hydraulique 
ne  sont  plus  applicables.  Nous  reviendrons  plus  loin  sur  ce  sujet,  attendu 
que  les  tuyaux  employés  dans  les  distributions  d'eau  pourraient  donner 
lieu  à  des  difficultés  de  cette  nature,  si  l'on  ne  prenait  pas  les  précautions 
nécessaires. 

38.  Nous  avons  supposé,  dans  les  formules  précédentes,  que  la  vitesse 
de  sortie  était  la  même  pour  tous  les  filets  d'un  orifice  et  égale  à  celle  du 
filet  du  centre  de  la  section.  Lorsqu'il  y  a  peu  de  charge  sur  cet  orifice,  ou 
lorsque  sa  dimension  verticale  est  considérable,  il  y  a  lieu  de  rectifier  la 
formule  précédente  et  de  la  remplacer  par  la  suivante  : 


yV^gzdz^ 

y  étant  la  largeur  de  l'orifice  correspondant  à  la  profondeur  z. 

On  peut  reconnaître  géométriquement  quelles  sont  les  circonstances  où 
il  peut  être  utile  d'avoir  recours  à  cette  formule. 

Imaginons  que  le  long  de  la  paroi  verticale  BD  d'un  vase  dont  le  niveau 
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est  AB  (fig.  9),  on  mène  des  lignes  horizontales  proportionnelles  aux  vi- 
tesses que  prendrait  le  liquide  si  Ton  perçait  un  petit  trou  dans  la  paroi, 
on  formera  ainsi  une  parabole  dont  l'équation  sera  : 


Le  débit  d'un  orifice  vertical  pq  ou  p'q\  ayant  pour  largeur  l'unité 
linéaire,  sera  évidemment  exprimé  par  le  trapèze  curviligne  mpqrij 
m'p'q'n',  et  l'on  voit  de  suite,  à  la  seule  inspection  de  la  figure,  dans  quels 
cas  la  vitesse  sur  le  centre  de  l'orifice  peut  être  substituée  à  la  vitesse 
moyenne. 

Nous  ferons  remarquer  en  passant  que  les  vitesses  diffèrent  d'autant  plus 
entre  elles,  pour  une  certaine  différence  de  charges,  qu'elles  sont  plus  pe- 
tites; de  sorte  que,  dans  les  grandes  charges,  un  mètre  de  plus  ou  de 
moins  n'a  pas  d'influence  sensible  sur  le  débit,  et  que,  dans  les  charges 
très-faibles,  un  ou  deux  centimètres  en  plus  ou  en  moins  le  font  varier 
dans  une  grande  proportion.  Ce  résultat  se  reconnaît  aussi  par  l'examen 
de  la  table  placée  à  la  fin  de  cet  ouvrage,  laquelle  donne  les  vitesses  cor- 
respondant à  toutes  les  charges  comprises  entre  0  et  10°". 

De  ce  que  le  débit  de  l'orifice  vertical /?7  est  exprimé  géométriquement, 
pour  une  unité  linéaire  de  largeur  horizontale,  par  le  trapèze  curviligne 
tnpqrij  on  voit  que  la  valeur  du  débit  d'un  orifice  rectangulaire  est  égale 
au  produit  de  sa  largeur  L  par  Taire  parabolique  mpqn,  c'est-à-dire  par 

Si  la  hauteur  z^  est  nulle,  la  formule  se  réduit  à 

Lorsque  la  valeur  de  %^  est  très-grande  par  rapport  à  z—z^y  on  peut, 
comme  on  vient  de  le  dire,  prendre  pour  vitesse  moyenne  la  vitesse  au 
centre  de  l'orifice,  et  on  a  : 

39.  Une  correction  bien  plus  importante  à  faire  à  la  formule 
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est  celle  qui  résulte  de  la  contraction  de  la  veine  fluide  à  la  sortie  de  Fo* 
rifice.  Nous  avons  supposé,  en  efTet,  que  tous  les  filets  fluides  arrivaient  à 
Torifice  de  sortie  avec  des  vitesses  sensiblement  parallèles;  or,  il  n'en 
est  pas  ainsi  lorsqu'il  est  simplement  percé  dans  une  paroi  plane.  Les 
filets  s'y  précipitent  alors  dans  toutes  les  directions;  si  la  paroi  est  mince, 
cette  convergence  se  continue  à  l'extérieur  (fig.  10);  de  sorte  que  la 
section  de  la  veine  fluide  va  en  diminuant  jusqu'à  une  certaine  distance, 
où  elle  atteint  son  minimum.  C'est  évidemment  cette  section  pq  qui 
doit  entrer  dans  la  formule  précédente,  et  non  la  section  PQ  à  la  paroi. 
Jusqu'à  présent,  la  théorie  a  été  impuissante  pour  déterminer  le  rapport 
qui  existe  entre  ces  sections,  mais  le  problème  a  été  résolu  expérimenta- 
lement. On  a  comparé  les  débits  fournis  par  les  orifices  avec  les  débits 
donnés  par  le  calcul,  et  on  les  a  trouvés  beaucoup  plus  faibles  ;  d*un  autre 
côté,  en  mesurant  l'amplitude  du  jet,  on  s'est  assuré  que  la  vitesse  était 
bien  celle  donnée  par  la  formule  V=K2^;  on  en  a  conclu  que,  dans  ce 
système  d'orifice,  le  débit  pouvait  se  déduire  de  la  formule  théorique  en 
multipliant  la  surface  w  par  un  coefficient  m,  sauf  à  faire  varier  ce  coeffi- 
ficient  suivant  les  dimensions  de  l'orifice  et  suivant  la  charge. 

Nous  donnons  à  la  fin  de  cet  ouvrage  un  tableau  des  diverses  valeurs 
du  coefficient  m,  qui,  en  général,  diffèrent  peu  de  0,62,  lorsque  la  hauteur 
de  l'orifice  est  plus  grande  que  0°,05,  et  la  charge  sur  le  centre  plus  grande 
que  0"',04. 

Ces  coeflScients  supposent  que  l'orifice  est  percé  en  pleine  paroi,  c'est-à- 
dire  dans  un  endroit  éloigné  du  fond  ou  des  côtés  du  réservoir.  Lorsque 
l'orifice  se  trouve  dans  le  prolongement  d'une  paroi,  la  contraction  est  in- 
complète et  le  débit  augmente.  M.  Bidone  a  trouvé  que  le  coefficient  m 

devait  alors  être  multiplié  par  f  1  +  0,152-|,  p  désignant  le  périmètre  de 

i'orifioei  et  n,  la  partie  de  ce  périmètre  sur  laquelle  la  contraction  n'a  pas 
lieu< 

Si  la  paroi  du  réservoir  a  une  certaine  épaisseur^  elle  équivaut  à  un  aju- 
tage ajouté  à  la  paroi  même.  L'eau,  avant  de  s'échapper  dans  l'air,  coule 
alors  dans  un  tuyau  d'une  certaine  longueur  qui,  quoique  très-faible,  mo- 
difie sensiblement  le  débit  (fig.  1 1). 

Si  l'ajutage  est  cylindrique  et  plus  court  que  la  longueur  de  la  veine  con- 
tractée (moitié  du  diamètre),  il  est  sans  influence  sur  le  débit.  Lorsqu'il 


Digitized  by 


Google 


PRINCIPES    ET  THËOHdMES  GÉNÉRAUX  DE  L'HYPIiAULIQUE;.  51 

est  plus  long,  il  Taugmente,  et  on  a  trouvé  qu'il  était  alor^  sensiblement 
de  0,82î2|/2gÇ.  Mais  ce  qu'il  faiit  remarquer,  c'est  que,  dans  celte  cir^ 
constance,  le  coefiicient  affecte  la  vitesse  et  non  pas  la  section.  Pour  un  jet 
d'eau,  rien  ne  serait  donc  si  mauvais  qu'un  ajutage  cylindrique;  puisque  la 
vitesse  du  liquide  sortant  est  diminuée,  il  est  évident  qu'il  se  développe  dans 
l'ajutage  des  forces  retardatrices  particulières. 

Si  l'ajutage  est  conique,  convergent,  épousant  plus  ou  moins  la  forme 
naturelle  de  la  veine  de  sortie  (fig.  12),  la  vitesse  reprend  son  intensité  ;  mais 
la  section  de  la  veine  diminue.  D'après  des  expériences  de  M.  Daubuisson, 
il  y  a  alors  lieu  d'introduire  deux  coeflScienls  dans  le  calcul,  l'un  qui  modifie 
la  section,  l'autre  la  vitesse;  d'où  résulte  le  coefficient  pour  le  débit.  Ce 
qu'il  est  essentiel  de  remarquer,  c'est  que,  quand  l'ajutage  est  convenable- 
ment convergent,  on  retrouve  la  vitesse  théorique  à  1  ou  2  centièmes  près, 
ce  qui  démontre  qu'il  ne  se  développe  pas  de  forces  retardatrices  spéciales 
dans  ce  système  d'ajutage. 

Les  ajutages  coniques  divergents  présentent  un  phénomène  qui  a  été 
l'objet  de  nombreuses  recherches  à  l'époque  où  la  théorie  de  l'écoulement 
des  liquides  n'était  pas  bien  connue.  Â  l'aide  de  ces  ajutages  (fig.  13),  on  ob- 
tient un  produit  sensiblement  plus  considérable  que  celui  donné  par  Tori- 
fice  PQ  en  mince  paroi,  ou  par  l'orifice  cylindrique.  M.  Daubuisson  ne 
voit  d'autre  cause  physique  à  cette  augmentation  de  débit,  que  l'action 
des  parois  de  l'ajutage,  et,  en  définitive,  l'attraction  moléculaire. 

M.  Bélanger  a  réfuté  cette  erreur  dans  ses  leçons  à  l'Ecole  des  ponts  et 
chaussées.  Nous  nous  bornerons  à  faire  remarquer  que  dans  l'ajutage  co- 
nique, l'orifice  de  sortie  est  EF;  que  c'est  à  lui,  par  conséquent,  et  non  pas 
aux  étranglements  PQ  et  CD,  qu'il  faut  appliquer  la  formule  Q  =  û  V2g^; 
qu'il  y  a  lieu  seulement  de  vérifier  pour  les  sections  antérieures,  et  princi- 
palement pour  les  étranglements,  si  la  quantité  -  ne  serait  pas  plus  grande 


que  la  limite  possible  V^2g  (H^  +  2),  auquel  cas  le  débit  ne  pourrait  dépasser 
»k'2^(H„+2;)  (n°  37).  Dans  la  pratique  même,  on  trouverait  encore  un 
débit  bien  inférieur  à  cette  limite,  si  l'étranglement  était  considérable, 
attendu  qu'eu  égard  à  la  grande  vitesse  produite,  il  y  aurait  des  chocs, 
des  tourbillons  qui  absorberaient  une  grande  partie  du  travail. 

Lorsque  l'écoulement  a  lieu  en  déversoir  (fig.  14),  il  peut  être  assimilé 
à  celui  d'un  orifice  en  mince  paroi  ayant  une  charge  nulle  sur  sa  partie 
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supérieure.  La  formule  à  appliquer  dans  ce  cas  serait,  d'après  ce  que  nous 
ayons  vu  (n""  38),  en  appelant  L  la  largeur  du  déversoir  : 

Cette  expression  ne  tient  pas  compte  de  la  contraction  de  la  veine,  qui  a 
pour  e£Pet  de  diminuer  le  débit.  L'expérience  a  démontré  que^  pour  une 
longueur  L  indéfinie^  on  a  : 

Q=l,96L5^/^. 

Lorsque  le  déversoir  est  court,  c'est-à-dire  lorsqu'il  a  une  contraction 
latérale,  le  coefficient  1,96  varie  suivant  la  charge.  MM.  Poncelet  etLes- 
bros ,  pour  un  déversoir  de  0"',20  de  largeur,  ont  établi  les  valeurs  sui- 
vantes : 


Charges .... 
Coefûcienl. . 

0,01 
1,88 

0"02 
i,85 

0^03 
1,82 

0T04 
i,80 

0"06 
1,78 

0"08 
1,76 

oTio 

1,75 

0"l5 
1,74 

oTao 

1,73 

o"22 
1,71 

Nous  ne  nous  étendrons  pas  davantage  sur  cette  question  du  débit  par 
les  orilîces,  parce  qu'elle  n'a  pas,  dans  les  distributions  d'eau,  toute  l'im- 
portance qu'on  pourrait  lui  supposer.  Il  est  trop  facile  d'augmenter  ou  de 
diminuer  les  dimensions  des  orifices,  pour  qu'elles  soient  jamais  l'objet 
d'une  difficulté  ou  d'un  embarras.  Lorsqu'ils  se  trouvent  d'ailleurs  à  l'ex- 
trémité des  tuyaux,  ces  dimensions  n'ont  presque  plus  d'influence  sur  le 
débit,  qui  se'  détermine  par  des  considérations  toutes  différentes,  comme 
on  le  verra  tout  à  l'heure. 
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CHAPITRE  IV. 


CONDUITE  SIMPLE  A  DIAMÈTRE  CONSTANT. -*  LIGNES  DE  PRESSION  ET  DE  CHARGE. 

-  DÉBIT  A  L'EXTRÉMITÉ. 


40.  Dans  les  calculs  relatifs  à  rétablissement  des  conduites,  il  est  très- 
important  de  se  rendre  compte  de  la  pression  intérieure  du  liquide  contre 
la  paroit  et  surtout  de  la  charge,  c'est-à-dire  de  l'excès  de  cette  pression 
sur  la  pression  atmosphérique. 

La  pression  sur  la  paroi  est  donnée  par  1  équation  (n^  35). 

OU  h  indique  la  hauteur  à  laquelle  Teau  s'élèverait  au-dessus  de  la  paroi, 
dans  un  tube  où  Ton  aurait  fait  le  vide.  Si  l'on  suppose  que  la  vitesse  Vo  de 
la  surface  supérieure  est  négligeable,  à  cause  de  la  grandeur  de  cette  sur- 
face, et  si  Ton  rapporte  la  courbe  donnée  par  l'équation  précédente  à  une 
horizontale  Â'B'  {fig.  2)  située  à  Ho  au-dessus  de  cette  surface,  on  aura, 
en  appelant  n  l'ordonnée  de  cette  courbe  : 

Quand  le  liquide  est  en  repos,  toutes  les  colonnes  manométriques  s'élè- 
vent jusqu'à  l'horizontale  Â'B'  (fig.  1)  ;  quand  il  est  en  mouvement  (fig.  2), 
il  faut  en  retrancher,  1<^  la  hauteur  due  à  la  vitesse  ;  2®  la  quantité  y  qui 
est  proportionnelle  au  travail  des  forces  retardatrices  depuis  Torigine  du 
vase. 

41 .  Dans  les  applications  pratiques,  on  cherche  plutôt  la  charge  sur  les 
conduites  que  la  pression .  Pour  avoir  la  ligne  de  charge,  il  suffit  d'ajouter 
Ha  à  l'ordonnée  de  la  ligne  de  pression,  ou  de  supposer  tous  les  points  de 
celle-ci  descendus  verticalement  de  la  hauteur  H.,  suivant  CM'T",  de  sorte 
que  l'équation  (6),  qui  est  celle  de  la  ligne  de  pression,  représente  la  ligne 
de  charge  lorsque  Ton  conçoit  l'ordonnée  n  comptée  de  haut  en  bas,  à  partir 
de  la  droite  GC  qui,  comme  nous  savons,  est  la  ligne  de  charge  elle-même, 
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dans  le  cas  du  repos  du  liquide.  Si  la  surface  AB  ne  supporte  que  la  pres- 
sion atmosphérique,  le  plan  horizontal  passant  par  CC  coïncide  avec  cette 
surface,  et  alors  la  ligne  de  charge  affecte  la  position  BMF. 
Pour  Forifice  d'extrémité  Û ,  on  a  : 

v 

■•=^+^- 

Mais,d'aprèsréquation  (3),~  =  Ç — Y;  donc  pour  cet  oritîceïî  =  Ç,  c'est- 
à-dire  que  la  ligne  de  pression  passe  par  le  sommet  F  delà  colonne  ma- 
nemétrique,  et  la  ligne  de  charge  par  la  surface  F  du  bassin  inférieur  dans 
lequel  Feau  dégorge,  lorsque  cette  surface  n'est  soumise  qu'à  la  pression 
atmosphérique,  ou  par  le  sommet  de  l'orifice,  lorsque  l'écoulement  a  lieu 
à  l'air  libre. 

Si  nous  considérons  un  point  N(/îgf,  3)  Irès-Yoîsîn  du  réservoir,  pour  le- 
quel, par  conséquent,  on  peut  négliger  t/,  l'ordonnée  CN'  sera  égale  à—, 

c'est-à-dire  que  dans  un  manomètre  implanté  en  N,  l'eau  ne  s'élèverait 
qu'en  N'.  D'après  ce  que  nous  venons  de  dire,  N'  se  confondrait  avec  N  s'il 
y  avait  en  N  un  orifice  de  sortie.  Si  la  section  de  la  partie  NMO  du  vase 
était  constante,  la  vitesse  le  serait  par  suite  dans  toute  celte  partie  ;  et  si, 
de  plus,  le  parcours  de  N  en  0  était  assez  court  pour  qu'on  pût  négliger  le 
frottement  à  la  paroi,  la  ligne  de  charge  serait  l'horizontale  NTG,  passant 
par  la  surface  du  bassin  inférieur. 

11  faut  remarquer  que  la  ligne  de  charge  ne  dépend  pas  de  la  direction 
du  vase  ;  elle  est  la  même  pour  la  conduite  NMO  que  pour  la  conduite 
MMO';  mais  ce  déplacement  de  conduite  change  la  charge  sur  la  paroi,  qui 
est  toujours  mesurée  par  la  distance  de  la  conduite  à  la  ligne  de  charge. 

Cette  ligne  peut  passer  sous  la  conduite,  si  pour  un  point  quelconque 

on  a-^>  2  + Ho — Ha;  mais  nous  avons  vu  que  v  était  tout  au  plus  égal  à 

l^2g[(Ho-|-2),  la  limite  de  vj  est  donc  2+ Ho,  c'est-à-dire  que  la  ligne  de 
charge  ne  peut  descendre  que  de  Ha  au-dessous  de  la  conduite. 

Ainsi,  dans  la  fig.  8,  où  une  portion  de  conduite  Mm  est  supposée  rem- 
plir la  condition  nécessaire  pour  que  v  soit  égal  à  |/2gf(Ho+a),  la  ligne  de 
charge  (en  négligeant  toujours  l'effet  du  frottement)  passerait  à  H,  ^u-des- 
soqsde  la  conduite,  Si  l'on  implantait  dans  cette  partie  de  la  conduite  trois 
manomètres  plongeant  dans  des  récipients  %  R',  R\  l'e«w  du  récipient  R, 
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situé  au  niveau  de  la  ligne  de  charge,  s'élèverait  jusqu^à  la  conduite  ;  Veau 
du  récipient  R.\  situé  au-dessus  de  la  ligne  de  charge,  serait  aspirée  dans 
la  conduite  ;  l'eau  du  récipient  R",  situé  plus  bas  que  la  ligne  de  charge, 
s'élèverait  de  Ha  au-dessus  de  sa  surface,  et  laisserait  une  partie  vide  dans 
le  manomètre. 
Il  est  essentiel  de  remarquer  que  les  variations  de  charge  données  par  le 

terme  |-  n'indiquent  pas  que  l'eau  a  perdu  de  sa  puissance  élévatoire  ;  ce 

n'est  pour  ainsi  dire  qu'une  transformation  de  la  pression  en  vitesse  et  de 
la  vitesse  en  pression,  de  sorte  que  la  ligne  de  charge  s'abaisse  et  se  relève 
suivant  que  la  section  s'élargit  ou  se  rétrécit.  C'est  le  même  phénomène  qui 
se  produit  sur  la  surface  de  l'eau  dans  les  canaux  découverts,  dans  les 
fleuves  et  les  rivières,  et  que  nous  avons  signalé  dans  nos  Etudes  sur  le 
mouvement  des  eaux  courantes^  chap.  lY.  Dans  les  distributions  d'eau,  on 
évite  avec  soin  les  variations  de  section  ;  et,  comme  en  outre  la  vitesse  de 
l'eau  ne  dépasse  pas  certaines  limites  très-restreintes,  on  néglige  ordinai- 
rement, dans  le  calcul  de  la  charge,  les  variations  qui  ne  sont  dues  qu'à 
celles  de  section,  et  on  ne  tient  compte  que  de  celles  qui  proviennent  du 
frottement  du  liquide  contre  la  paroi.  C'est  là  la  partie  la  plus  importante 
de  la  question  dont  nous  allons  nous  occuper  maintenant.  Néanmoins,  il 
est  indispensable  de  connaître  la  théorie  qui  précède  pour  se  rendre  compte 
de  certains  phénomènes  que  présentent  les  tuyaux  dans  des  circonstances 
particulières,  d'autant  plus  que  la  perte  de  charge  par  l'effet  du  frottement 
à  la  paroi  en  produit  d'analogues,  comme  on  le  verra  plus  tard. 

Imaginons  deux  réservoirs  ouverts  à  l'air  libre,  dont  les  niveaux  AB  et 
FG  diffèrent  de  Ç  (fig.  15),  communiquant  entre  eux  par  deux  conduites 
PMO  et  FM'O',  ayant  des  diamètres  d  et  D  constants.  La  longueur  de  ces 
conduites  est  supposée  la  môme  et  égale  à  leur  projection  horizontale, 
c'est-à-dire  que  nous  ne  tenons  pas  compte  des  allongements  produits  par 
leurs  sinuosités  dans  le  plan  vertical. 

D'après  ce  que  nous  avons  dit  ci-dessus,  on  déterminera  la  ligne  de 
charge  pour  la  conduite  PMO  en  prenant  BD=|-  et  joignant  D  et  F  par 
une  ligne  droite.  En  effet,  la  perte  de  charge  pour  un  élément  de  la  con- 
duite étant  ^f{v)  ds  (n^  35),  on  voit  que  si  x»  w  et  i;  sont  constants,  la  perte 
de  charge  par  mètre  est  constante.  De  plus,  nous  avons  fait  voif  que  les 
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points  D  et  F  appartiennent  à  la  ligne  de  charge.  Pour  la  conduite  FM'O',  on 
prendrait  BD'  =|-  et  on  joindrait  D' et  F  ;  mais  pour  peu  que  les  conduites 

soient  longues  5- et  —  sont  très-petits,  pour  t;  =  1  on  a  2-=0,05;  de  sorte 

que  dans  la  pratique,  on  considère  la  ligne  BF  qui  joint  les  surfaces  des 
réservoirs  extrêmes,  comme  ligne  de  charge  commune  à  toutes  les  con- 
duites qui  les  réunissent. 

42.  Jusqu'à  présent,  nous  avons  représenté  par  une  fonction  indéter- 
minée f{v)  la  résistance  de  la  paroi.  11  était  indispensable,  pour  la  pratique, 
de  la  déterminer.  Cest  ce  qu'on  a  fait  par  expérience.  En  implantant  sur 
deux  points  mn  d'une  conduite  {fig.  1 5),  deux  manomètres,  la  différence  Ç' 
de  leur  hauteur  a  donné  la  perte  de  charge  correspondant  à  la  longueur  /  ; 
on  a  eu  alors  : 

En  adoptant  pour  fonction  de  vie  développement  oiV'\-^v^+yv*j  on  a 
trouvé  que  deux  coefficients  suffisaient  pour  exprimer  d'une  manière  assez 
exacte  le  résultat  des  expériences,  et  qu'on  pouvait  leur  attribuer  les  va- 
leurs suivantes  : 

«  =  0,0000173314 
(3  =  0,000348259 

C'est  M.  de  Prony  qui,  en  s'appuyant  sur  les  expériences  de  Couplet 
et  Bossut,  a  déterminé  ces  coefficients  numériques,  et  a  fait  adopter,  pour 
exprimer  la  résistance  des  tuyaux,  l'équation  : 

iDJ  =  «tt  +  ptt*, 

4 

dans  laquelle  J  représente  la  perte  de  charge  par  mètre,  et  u  la  vitesse 
moyenne.  Ce  célèbre  ingénieur  a  dressé  des  tables  qui  donnent  les  valeurs 

de  2  DJ  correspondant  aux  ditférences  de  u;  nous  les  reproduisons  à  la  fin 

de  cet  ouvrage. 

Nous  avons  discuté  l'exactitude  de  la  formule  précédente  dans  le  premier 
chapitre  de  nos  Eludes^  et  démontré  que  si,  au  point  de  vue  théorique, 
elle  laisse  à  désirer,  en  ce  qu'elle  ne  tient  pas  compte  de  la  différence  de 
vitesse  des  filets,  elle  peut  être  admise  dans  la  pratique,  parce  que  le 
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diamètre  des  tuyaux  n'est  jamais  assez  grand  pour  que  cette  différence 
soit  bien  sensible. 

M.  de  Prony  a  même  fait  observer  que,  lorsqu'il  s'agissait  de  calculs  pra- 
tiques ordinaires,  et  que  la  vitesse  de  l'eau  dans  les  tuyaux  n'était  pas  très- 
petite,  on  pouvait  remplacer  la  formule  précédente  par  la  formule  monôme, 

attendu  que  le  coefficient  a  n'est  que  le  vingtième  du  coefficient  p.  Nous 
croyons  devoir  ajouter  quelques  considérations  pour  justifier  cette  simpli- 
fication qui  facilite  et  abrège  beaucoup  tous  les  calculs  numériques  re- 
latifs au  mouvement  de  l'eau  dans  les  conduites. 

La  formule  monôme  ne  peut  donner  des  résultats  sensiblement  diffé- 
rents de  ceux  de  la  formule  binôme  que  pour  les  très-petites  vitesses;  or, 
les  erreurs  que  l'on  peut  commettre  alors  n'ont  pas  d'importance,  parce 
que  le  résultat  obtenu  étant  lui-même  très-petit,  n'est  pas  de  nature  à 
avoir  d'influence  sur  le  parti  à  prendre.  Que  cherche-t-on,  en  effet? 
Ou  un  diamètre  suffisant  pour  débiter  un  produit  donné,  avec   une 
certaine  charge,  ou  le  produit  que  peut  fournir  un  diamètre  donné,  ou 
quelle  charge  est  nécessaire,  etc.  Or,  dans  toutes  ces  questions  la  vi- 
tesse ne  saurait  être  très-petite  ;  ou  si  elle  l'était  dans  quelque  partie  du 
système  de  conduites,  cette  partie  serait  comme  étrangère  au  résultat 
par  rapport  au  reste.  C'est  ce  qu'on  reconnaîtra  dès  qu'on  aura  fait  quel- 
ques applications  des  formules  à  un  certain  nombre  de  questions  prati- 
ques, et  ce  que  nous  ferons  peut-être  comprendre  dès  à  présent,  en  di- 
sant qu'il  en  est  de  ces  formules  comme  de  celles  qui  sont  relatives  à 
la  résistance  des  matériaux  :  leur  exactitude  n'est  nécessaire  que  dans  les 
flexions  et  les  charges  considérables;  peu  importe  au  constructeur  qu'une 
pièce  de  pont  fléchisse  d'une  fraction  plus  ou  moins  grande  de  millimètre 
sous  les  pas  d'un  piéton  ;  ce  qu'il  a  besoin  de  savoir,  c'est  la  déformation 
qu'elle  subira  sous  le  poids  de  la  plus  lourde  voiture,  c'est  enfin  la  charge 
qui  en  occasionnera  la  rupture;  de  même,  dans  les  distributions  d'eau, 
ce  qu'on  cherche,  c'est  le  maximum  de  débit,  déporte  de  charge...,  qui 
n'arrivent  que  dans  les  plus  grandes  vitesses. 

Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  la  formule  binôme  n'est  elle-même 
qu'une  approximation  ;  non-seulement  elle  suppose  que  tous  les  filets  ont  la 
même  vitesse,  ce  qui  n'est  pas  exact,  mais  que  le  frottement  «\  la  paroi  est 
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indépendant  de  la  nature  dé  cette  parois  Or^  des  expéHenced  faites  à  Ghaillot 
par  notre  prédécesseur,  M.  Darcy,  ont  pleinement  confirnlé  rios  prévisions 
(page  9  de  nos  Etudes)i,  c'est-à-dire  que  la  nature  et  l'état  de  la  paroi  ont 
une  très-grande  intluence  sur  le  débit;  qu'un  tuyau  de  plomb,  de  tôle,  de 
fonte  neufs,  vieux  ou  plus  ou  moins  encrassés  donnent  des  résultiits  com- 
plètement différents;  d'où  il  résulte  que  s'écarter  d'une  formule  qui  ne 
tient  pas  compte  de  ces  circonstances,  n'est  pas  toujours  s'éloigner  de  la 
vérité.  Enfin,  on  verra  plus  tard  que  les  formules  et  les  principes  essentiels 
que  nous  allons  établir  subsisteraient  même  avec  la  formule  binôme.  On 
ne  doit  donc  pas  hésiter  à  se  servir  de  la  formule  monôme  d'une  manière 
exclusive  dans  la  pratique. 
Gomme  la  vitesse  n'est  ordinairement  ni  une  quantité  connue  ni  Une 

quantité  chefchée,  ott  la  remplace  dans  la  formule  monôme  paf  ^  ;  oïl 

a  ainsi,  pour  Uti  tuyau  cylindrique  du  diamètre  D  et  de  la  longueur  L, 

Y— vii^  n^ 

y  étant  un  coefficient  numérique  dont  la  valeur  la  plus  convenable,, dans 
l'état  actuel  de  la  science,  est  =  0,0025,  ce  qui  nous  permet  d'écrire  : 

ï-(ê)'(J)"i«  w 

Sous  cette  forme,  le  calcul  de  cette  formule  se  fait  très-simplement, 
à  l'aide  des  tables  qui  se  trouvent  à  la  fin  de  cet  ouvrage  et  qui  donnent 

de  suite  les  valeurs  de  [^j   et  de  [-gj  .  L'usage  de  ces  tables  étant  el- 

|)liqUé  pàt  de  hohlbreux  ëxeuiflles  dans  la  notice  ijui  les  précède,  nous 
Ctbyohs  itiutile  de  rien  ajouter  ici  feu^cé  sbjet. 

43i  Pafesdtis  de  suite  à  là  détermination  du  débit.  Nous  avons  vu  que  la 
vltësSe  dé  soMie  est  dotihéë  par  l'équation  (à) 

V  =  k^2s(ç-Y),  (9) 

en  appelant  K  la  change  sur  l'oriflce  j  ou  Ho-f-Z — H,  et  Yuilè  hauteur 
proportionnelle  à  l'intégrale  des  forces  retardatrices  qui  se  sont  développées 
dans  le  parcours  de  la  conduite  i  Puisque  le  débit  Q==  ûV,  et  queYj  pddl* 

më  cotidùitë  d'uti  dlatriètre  fl  et  d'une  longueur  L,  est  ^>  ît  vient,  en 

désignant  par  o  l'orifice  de  sortie  : 
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Si  w  OU  L  est  très-petit,  ce  qui  est  le  cas  des  vases  ordinaires,  on  re- 
tombe sur  la  formule  Q  =  û/^Ç;  si  L  est  très-grand,  ce  qui  est  le  cas 
des  conduites  en  usage  dans  les  distributions  d*eau,  on  a 

0=|/f,  (11) 

expression  remarquable,  en  ce  qu'elle  est  complètement  indépendante 
de  la  grandeur  de  Torifice.  Nous  allons  voir  qu'elle  peut  être  appliquée 
même  pour  la  plupart  des  orifices.  En  effet,  supposons  qu'ils  soient  circu- 
laires et  d'un  diamètre  dj  la  formule  (10)  devient  alors  : 


32  D 

—-  est  ordinairement  uqq  fraction  négligeable  par  rapport  à  1.  On  pourra 

donc  se  servir  de  la  formule  (11)  toutes  les  fois  que  l^)  ne  sera  pas  assez 

copsidcrable  pour  donner,  comme  facteur,  une  valeur  importante  à  cette 
fraction.  Si  d=D,  par  exemple,  il  en  résulte  que  pour  rendre  exacte 
la  valeur  de  Q ,  donnée  par  Féquation  (11),  il  suffît  d'ajouter  32  D  à  L  ; 
pour  une  conduite  de  0,10  de  diamètre,  ce  serait  3",20;  pour  0",20, 
6"',40;  pour  Q^jSO,  9»,eiQ;  pour  0»,50,  16"^.  Tous  ces  chiffres  sont 
négligeables,  sauf  quelques  cas  exceptionnels ,  en  comparaison  de  la 
longueur  de  la  conduite.  De  sorte  qu'on  est  autorisé  à  se  servir  de  la  for- 
mule (11)  pour  déterminer  le  débit.  La  seule  conclusion  pratique  à  tirer 
de  cette  discussion,  c'est  qu'en  se  servant  de  cette  formule  il  faut  mettre 
pour  L  une  longueur  un  peu  plus  grande  que  la  longueur  réelle,  ce  qui 
permet  d'abréger  les  calculs  en  arrondissant  le  chiffre  de  cette  dimension. 
On  doit  remarquer  que  la  formule  (U)  n'est  que  la  reproduction  delà 
formule  (7),  dans  laquelle  ^  remplace  Y;  c'est-à-dire  que  quand  l'orifice 
situé  à  l'extrémité  de  la  conduite  est  suffisamment  grand,  le  débit  est  dé- 
terminé par  la  condition  que  le  frottement  à  la  paroi  consomme  toute  la 
charge  disponible.  Nous  répétons  que  ce  n'est  là  qu'une  approximation, 
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attendu  que  la  perte  de  chaire  Y  ne  peut  jamais  être  égale  qu'à  ç 

Y 

(voirTéqualionS). 

Dans  les  distributionsd'eau^onnedétennine  jamais  le  débit  des  conduites 
d'après  la  grandeur  des  orifices.  Il  n'arrive  ordinairement  que  deux  cas  : 
ou  la  conduite  débouche  par  un  orifice  ayant  un  diamètre  à  peu  près  égal 
au  sien,  ou  bien  l'orifice  se  trouve  étranglé  au  moyen  d'un  robinet,  et  il 
serait  fort  difficile  de  connaître  alors  sa  grandeur  par  des  mesures  di- 
rectes, grandeur  qui  serait  encore  à  corriger  par  des  coefficients  de  con- 
traction, aujourd'hui  complètement  inconnus.  De  sorte  qu'on  règle  expéri- 
mentalement l'ouverture  des  orifices  pour  avoir  un  certain  débit  ;  il  y  a 
alors  une  inconnue  dans  le  problème,  c'est  la  charge  disponible  sur  le  robi- 
net, ou  la  hauteur  à  laquelle  l'eau  pourrait  jaillir  par  un  orifice  vertical. 

Ainsi,  lorsque  dans  le  cas  représenté  par  la  figure  15,  nous  avons  dit 
que  la  ligne  de  charge  était  BF  et  que  la  charge  à  l'extrémité  de  la  conduite 
était  OF,  nous  avons  implicitement  supposé  que  les  orifices  0  et  0'  avaient 
le  diamètre  de  la  conduite  à  l'extrémité  de  laquelle  ils  étaient  placés.  Si  ces 
orifices  étaient  modérés  par  des  robinets,  la  charge  pourrait  devenir  une 
hauteur  quelconque  OF',  et  la  ligne  de  charge  une  ligne  quelconque  BF', 
le  point  F  étant  au-dessus  du  réservoir  inférieur. 

44.  Si  l'orifice  débouche  à  l'air  libre,  comme  dans  le  cas  de  la  figure  16, 
pour  un  débit  nul  la  ligne  de  charge  est  BG;  pour  un  débit  faible,  la  perte 

de  charge,  CC'=Y=^,  OC  étant  la  hauteur  du  jet,  la  ligne  de  charge 

serait  une  parallèle  à  BC  menée  à  une  distance  t-  au-dessous  de  cette 

ligne;  mais,  comme  nous  venons  de  le  dire,  dans  la  pratique  on  la  confond 
avecBC;  à  mesure  que  ledébit  augmente,  la  ligne  de  charge  descend  en  BC, 
BC"^  et  BO,  lorsque  l'orifice  0  est  complètement  ouvert.  C'est  sur  ces 
principes  qu'est  fondée  la  théorie  des  jets  d'eau;  leur  hauteur  théorique, 
d'après  ce  que  nous  venons  de  dire,  est  donnée  par  la  formule 

n—z ^, 

mais  rexpérience  a  appris  que  pour  tenir  compte  des  résistances  particu- 
lières à  ce  mode  d'écoulement,  il  faut  déduire  de  cette  hauteur  0,01^*; 
c'est-à-dire  qu'en  appelant  h'  la  hauteur  réelle  du  jet,  on  a  : 

fe'=fc-^0,01fc«. 
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45.  Pour  faire  comprendre  immédiatement  Timportanee  de  la  recher- 
che des  lignes  de  charge  (c'est  le  nom  que  nous  donnerons  aux  lignes 
telles  que  hC%  BC\  BC  (fig.  16),  qui  déterminent  le  sommet  des  colonnes 
manométriques  implantées  sur  la  conduite),  supposons  qu'on  ait  trois  ori- 
fices ajby  ck  desservir  par  la  conduite  PMO,  on  voit  que  si  Ton  fait  débiter 
à  Forifice  extrême  0  tout  le  débit  possible,  un  seul  orifice  a  sera  des- 
servi; que  si  on  limite  le  débit  en  0,  de  manière  que  la  perte  de  charge 
ne  soit  plus  que  BC^  les  orifices  a  et  6  seront  seuls  servis;  qu'enfin,  pour 
servir  les  trois  orifices  a,  b,  c,  il  faudra  que  la  ligne  de  charge  BC  passe 
au-dessus  de  c.  Or,  la  perte  de  charge  dépendant  du  diamètre  de  la  con- 
duite, on  peut,  par  le  calcul,  le  déterminer  de  manière  à  ce  que  tout  ori- 
fice situé  au-dessous  du  réservoir  AB  soit  toujours  servi.  C'est  le  pro- 
blème qu'on  a  à  résoudre  dans  toute  distribution  d'eau. 

46.  On  vient  de  voir  que  le  débit  d'un  orifice  qui  se  trouve  à  l'extré- 
mité d'une  longue  conduite  se  calcule  d'une  manière  tout  à  fait  différente 
de  celle  qui  sert  à  calculer  le  débit  d'un  orifice  ouvert  directement  sur  un 

réservoir.  Si,  dans  la  formule  (12),  on  fait  tour  à  tour  rf=  D  et  d  =5;I>,  le 
rapport  des  produits  sera  J/S^.  Pour  L=1000  et  D=0",50,  la  va- 
leur de  ce  rapport  devient  j/j^g^  ou  0,90.  Ainsi  l'orifice,  réduit  au  j  de  la 
section,  donne  encore  les  0,90  de  la  dépense  primitive;  on  aurait  les  0,96 
pour  L=2000«,  D=  0",30.  Plus  la  conduite  est  longue,  plus  son  diamètre 
est  petit,  moins  les  dimensions  de  l'orifice  ont  d'influence  sur  le  débit,  ce 
qui  d'ailleurs  se  voit  directement  sur  la  formule  (12).  Cependant  on  peut 
toujours  rendre  l'orifice  assez  petit  pour  avoir  un  débit  aussi  faible  qu'on 
voudra  ;  le  calcul  démontre  seulement  que,  pour  diminuer  sensiblement 
le  débit,  il  faut  réduire  beaucoup  l'orifice. 

47.  On  voit  en  même  temps  qu'un  orifice  d'une  dimension  déterminée, 
placé  sur  une  conduite  dont  le  débit  est  variable,  ne  peut  pas  être  réglé, 
car  la  charge  sur  cet  orifice  change  avec  ce  débit.  Donc,  pour  qu'un  orifice 
donne  un  produit  constant,  il  faut  qu'il  soit  seul  sur  la  conduite  et  que 
la  hauteur  du  réservoir  soit  invariable.  C'est  pour  cela  que,  dans  les  an- 
ciennes distributions  d'eau,  les  branchements  particuliers  étaient  isolés  et 
correspondaient  tous  à  une  cuvette  spéciale.  Cependant,  le  débit  d'un 
orifice  est  à  peu  près  constant  quand  les  variations  de  charge  sont  petites 
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relativement  à  ]^  charge  totale,  Çn  effet,  soit  a  1^  plus  graqi^e  varia- 
tion de  la  charge,  les  limites  du  débit  seront  proportionnelles  ^  (/^  e^ 
V%+€k.  Or,  on  a  : 

On  voit  que  le  débit  ne  pourra  pas  varier  de  plus  de  ^ ,  et  qu'en   le 

supposant  proportionnel  ky^ %-\--^a,  la  plus  grande  différence  avec  le 
débit  moyen  sera  de--,  on  pourra  donc  le  considérer  comme,  constant  dans 

la  pratique,  si  -  est  ^etit. 

Il  y  a  donc  dans  les  conduites  certains  orifices  (jui  peuvent  être  à  pei\ 
près  réglés;  tel  serait,  par  exemple  (tig.  16),  Toritice  a  situé  près  dp  réser- 
voir et  beaucoup  au-dessous  de  lui. 

48.  D'après  ce  que  nous  venons  de  voir,  le  plus  grand  débit  possible 
d'un  orifice  situé  à  l'extrémité  d'une  conduite  est  : 

0=|/f  ««    Q=|/|",  (7) 

suivant  qu'il  débouche  à  l'air  libre  (fig.  16),  ou  dans  un  réservoir  (fig.  15); 
lorsqu'on  modère  le  débit  de  l'orifice,  la  charge  qui  reste  sur  Torifice  est 
Z— Youç— Y,  et  on  a: 

Y— 2tÛ! 

TV  • 

On  peut  donc  calculer  les  pertes  de  charge,  c'est-à-dire  les  quantités  CC^ 
GC\  ^tc,  correspondant  à  chaque  débit  (fig.  16). 

Ces  équations  générales  sont  cependant  soumises  à  certaines  restrictions 
analogues  à  celles  dont  nous  avons  parlé  plus  haut  (n^  37),  et  il  est  très- 
irnportapt  de  placer  toiy^^^  1^  conduites  de  manière  qu'elles  puissent 
fppçtioqner  régulièrement. 

Sîppposons  un^  conduite  ayant  le  nive^ement  de  la  figure  17,  menons 
1^  ^igpe  des  pressions  BT';  il  est  clair  que  si  cette  ligne  coupe  la  conduite, 
leau  ne  pourra  pas  couler  à  plein  tuyau;  en  effet,  on  aurait  alors,  dans 
une  partie  ç|e  la  conduite,  une  pression  négative;  c'est-à-dire  que  pour 
tous  les  points  de  la  conduite  on  t|oit  avoir  : 
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H  .1.9       Y 

Soit  If  Un  point  de  là  conduite  pbur  lequel  -— <r- soitunniininiiim- 
Ia  tangente  B'N  à  la  conduite  sera  la  ligne  des  pressions  pour  la  première 
partie  de  la  conduite;  une  parallèle  F'P  pour  la  partie  suivante;  dans  la 
partie  NP  l'eau  ne  coulera  pas  à  plein  tuyau  et  sa  surface  se  réglera  sur  la 
ligne  des  pressions,  de  sorte  qu'en  définitive  cette  ligue  sera  BNPF';  la 
ligne  de  charge  sera  une  parallèle  BN'P'F  et  non  pas  BF  ;  le  débit  sera 
exprimé  par 


l/È 


bans  toutes  les  portions  de  conduite  situées  au-dessus  de  la  ligne  de 
charge,  l'air  extérieur  tend  à  rentrer,  de  sorte  que  s'il  s'y  déclare  la 
moindre  fissure,  l'air  y  pénètre  et  arrête  complètement  le  débit,  si  la 
conduite  dépasse  le  niveau  du  réservoir.  Il  ne  peut  donc  y  avoir  de 
branchements  sur  ces  parties  de  conduite. 

On  remarquera  que  dans  la  figure  17  ce  n'est  pas  le  point  M,  le  plus 
élevé  de  la  conduite,  qui  limite  le  débit,  mais  le  point  N  qui,  quoique  plus 
bas,  se  trouve,  par  son  éloignement,  dans  une  position  moins  favorable 
au  débit. 

Il  n'est  pas  nécessaire,  pour  que  des  phénomènes  de  la  nature  de  ceux 
que  nous  venons  d'examiner  se  présentent,  que  le  ti*acé  de  la  conduite 
dépasse  le  niveau  du  premier  réservoir.  Considérons  la  conduite  repré- 
sentée par  la  figure  18,  ayant  un  petit  branchement  intermédiaire  qui 
dessert  un  orifice  a.  Si  l'on  ouvre  le  robinet  en  0,  de  manière  que  la  ligne 
de  charge  soit  BC,  l'orifice  a  n'est  plus  servi;  l'air  pénètre  dans  le  bran- 
chement jusqu'en  n,  mais  le  produit  en  0  n'est  pas  altéré.  Si,  l'orifice  a 
étant  fermé,  on  ouvre  complètement  le  robinet  en  0,  la  ligne  de  chargé 
BF  passe  au-dessous  de  la  conduite  et  lair  tend  à  entrer  dans  toute  la 
partie  MNP.  Donc  l'air  pénétrera  dans  la  conduite  par  l'orifice  a  supposé 
ouvert  et  viendra  se  loger  en  N,  de  sorte  que  le  débit  de  celte  première 

partie  de  la  conduite  sera  \/^  -y,  et  la  ligne  de  charge,  la  tangente  BN.  La 

dernière  partie  de  la  conduite,  ayant  le  même  débit  que  la  première,  aura 
pour  ligne  de  charge  la  parallèle  FP',  la  partie  NP'  de  la  conduite  contien- 
dra de  l'air  et  de  l'eau;  mais  le  débit  de  l'orifice  0  aura  toujours  lieu,  c'est 
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ce  qui  distingue  ce  cas  du  précédent.  Il  faudrait  s'attendre,  au  reste,  à  ce 
que  dans  la  pratique  ce  débit  fût  très-irrégulier,  parce  que  les  nombreux 
branchements  faits  sur  la  conduite  pourraient  donner  lieu  tantôt  à  des 
rentrées,  tantôt  à  des  sorties  d'air. 

Nous  signalons  les  cas  précédents,  non  pas  comme  pouvant  être  soumis 
au  calcul ,  mais  comme  des  inconvénients  à  éviter.  En  effet ,  il  est  bien 
difficile  d'empêcher  une  pénétration  d'air  dans  les  conduites  et  d'y  remé- 
dier quand  elle  a  lieu.  Une  fuite  d'eau  se  décèle  facilement  par  les  dégra- 
dations qu'elle  occasionne  si  la  conduite  est  dans  le  sol,  et  s'aperçoit  direc- 
tement si  elle  est  en  galerie  ;  mais  il  est  presque  impossible  de  découvrir  les 
points  sur  lesquels  ont  lieu,  et  surtout  ont  eu  lieu,  des  rentrées  d'air;  de 
plus,  l'air  pénètre  par  des  fissures  imperméables  à  l'eau.  Il  est  donc  foi*t 
difficile  de  prévenir  l'inconvénient  signalé  ou  d'y  remédier,  et  on  ne  doit 
jamais  placer  les  conduites  de  distribution  dans  des  positions  où  la  pres- 
sion extérieure  puisse  être  plus  grande  que  la  pression  intérieure. 

Les  conduites  d'aspiration  qui  alimentent  les  pompes  sont  cependant 
dans  ce  cas,  au  moins  dans  une  partie  de  leur  étendue  ;  mais  alors  elles 
sont  l'objet  de  dispositions  et  de  précautions  particulières,  qu'il  serait  trop 
dispendieux  d'étendre  à  une  conduite  de  distribution  tout  entière. 

On  doit  admettre  comme  règle  de  tout  nivellement  de  conduite,  de 
n'être  pas  coupé  par  une  ligne  droite  menée  de  son  origine  à  un  de  ses 
orifices.  C'est  une  condition  à  laquelle  il  est  toujours  facile  de  satisfaire,  en 
plaçant  la  conduite  dans  une  tranchée  plus  ou  moins  profonde. 

Mais  si,  à  c^use  des  dépenses  qu'occasionnerait  ce  travail,  ou  à  cause  de 
circonstances  particulières,  on  est  obligé  délaisser  des  portions  de  conduite 
exposées  à  avoir  une  pression  moins  forte  à  l'intérieur  qu'à  l'extérieur,  il 
faut  qu'elles  soient  l'objet  de  précautions  spéciales.  Nous  reviendrons 
plus  tard  sur  ce  sujet. 

49.  L'équation  générale  : 

met  en  évidence  l'influence  de  la  charge,  du  diamètre  et  de  la  conduite 
sur  son  débit.  Si  l'on  imagine  qu'on  fasse  varier  ces  quantités  de  aQ,  de 
AY,  de  aD  et  de  AL,  on  obtient  : 

aQ_5àP        lAY i  Al. 

Q~2  D  "^2  Y        2  1/ 
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En  regardant  tour  à  tour  deux  des  quantités  D,  Y  et  L  comme  constantes, 
on  reconnaît,  au  moyen  de  cette  équation,  que  pour  de  petites  augmenta- 
tions de  la  charge  ou  de  petites  diminutions  relatives  de  la  longueur  de  la 
conduite,  les  augmentations  relatives  du  débit  sont  moitié  moindres.  Aug- 
menter la  charge  ou  diminuer  la  longueur  de  1/20°''',  c'est  augmenter  le  pro- 
duit de  l/l-O"'.  Il  est  donc  inutile,  quand  la  charge  est  considérable^  quand 
la  conduite  est  longue ,  de  faire  de  grandes  dépenses  pour  augmenter  la 
charge  ou  pour  diminuer  la  longueur  de  la  conduite.  L'influence  relative 
du  diamètre  sur  le  produit  de  la  conduite  est  beaucoup  plus  considérable 
(5  fois)  que  celle  de  la  longueur  et  de  la  charge.  C'est  la  dimension  qui 
joue  le  rôle  le  plus  important;  toute  altération  de  cette  dimension  a  une 
influence  d'autant  plus  grande  que  le  diamètre  est  plus  petit.  Si,  par  suite 
de  son  encrassement,  une  conduite  de  C^^O  a  perdu  0'',01  de  son  diamètre, 

elle  perdra  -  x  ôâ"»  ^^  ^^^  ^^^^^  '  ^^  conduite  de  0",08  de  diamètre  perdra 

K         A  K 

;Xg=7^,  près  du  tiers  de  son  produit.  Ainsi  Ton  voit,  par  la  formule  (11), 

que  si  une  conduite  débite  100  litres,  en  doublant  la  charge  elle  en  débi- 
tera 140,  en  la  quadruplant  elle  en  débitera  200;  en  doublant  le  diamètre 
elle  débitera  560  litres,  en  le  quadruplant,  3,200  litres. 

L'influence  du  diamètre  sur  la  perte  de  charge  est  encore  plus  consi- 
dérable, puisqu'elle  est  proportionnelle  à  D*;  en  doublant  le  diamètre,  le 
produit  est  à  peine  sextuple,  tandis  que  la  perte  de  charge  devient  32  fois 
plus  petite. 
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CHAPITRE  V. 


CONDUITES  COMPLEXES  A  DIAMÈTRE  VARIABLE. -DÉBIT  A  L'EXTRÉMITÉ 
PAR  UN  OU  PLUSIEURS  ORIFICES. 


50.  Il  arrive  souvent  que  le  diamètre  d'une  conduite  est  variable^  que 
sa  longueur  totale  L  se  décompose  en  longueurs  partielles  l^  Vf  T..., 
ayant  des  diamètres  différents  d,  d\  d\..  Dans  cette  circonstance,  il  est 
aussi  facile  de  déterminer  la  ligne  de  charge  et  le  produit  de  la  conduite 
à  Textrémitéf  que  dans  le  cas  du  diamètre  unique.  On  a  en  effet  (fig.  19)  : 

Ces  équations  déterminent  la  ligne  de  charge  BG'D'E'...FG;  mais  si  l'on 
ne  cherche  que  la  perte  de  charge  à  Textrémité,  on  aura  : 

KFottY=yg'(Jr+ii+^...)i 
en  oomparafit  cette  valeur  de  Y  à  celle  qu'on  trouve  dans  le  cas  du  diamètre 
uniforme  (7),  on  voit  que  la  quantité  ^^  est  remplacée  par  la  somme 

^-}-^-|"  jr,«..  Donc,  un  certain  diamètre  moyen  $  déduit  de  l'équation  : 

donnerait  à  l'extrémité  de  la  conduite  la  même  perte  de  charge  et  le  même 
produit  que  le  diamètre  variable,  mais  avec  la  ligne  de  charge  BF  diffé- 
rente; la  ligne  de  charge  réelle  se  composant  d'un  polygone  dont  les 
côtés  sont  d'autant  plus  inclinés  que  les  diamètres  des  longueurs  partielles 
sont  plus  petits. 

On  remarquera  qu'une  conduite  formée  de  plusieurs  tuyaux  de  di^ 
vers  diamètres  porte  à  l'extrémité  le  même  débit,  quel  que  soit  l'ordre 
dans  lequel  se  trouvent  ces  tuyaux.  11  va  sans  dire  que  la  formule  pré- 
cédente n'est  applicable  qu'autant  que  les  pertes  de  charge  qui  ont  lieu 
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par  Buitd  des  changements  de  diamètre  sont  négligeables,  et  que  le  dia- 

mètre  Sf  de  Torifice  extrême  est  tel  que  32^-^^  peut  être  aussi  négligé  par 

rapport  à  1  (voir  l'équation  12).  En  supposant  ces  conditions  remplie^, 
on  voit  qu  il  est  toujours  facile  de  calculer  le  diamètre  équivalent  d'une 
conduite  à  diamètre  variable.  Les  tables  placées  à  la  fin  de  cet  ouvrage 

donnent  les  valeurs  de  c{ correspondantes  à  cPet  à  ^,  ce  qui  abrège  beau*- 

coup  les  calculs  numériques. 

31.  Au  lieu  du  diamètre  équivalent  d*une  conduite  de  même  longueur, 
on  pourrait  chei*cher  la  longueur  \  de  celle  qui  aurait  le  même  débit  avec 
un  diamètre  quelconque  ^;  on  aurait  alors  : 

équation  dans  laquelle  on  pourrait  se  donner  à.  Si  Ton  faisait,  par  exem- 
ple, èzzidj  on  aurait  : 

Diminuer  ou  augmenter  le  diamètre  dans  une  partie  l\  l\..  de  la  con- 
duite, revient  donc  à  allonger  ou  à  raccourcir  cette  partie  dans  le  rapport 
des  5''**  puissances  des  diamètres;  diminuer  de  moitié  le  diamètre  d'une 
partie  do  conduite,  c'est  en  multiplier  la  longueur  par  32;  le  doubler, 
c'est  la  réduire  à  la  32"*  partie. 

L'équation  précédente  fait  voir  que  X  est  toujours  plus  grand  que  /; 
le  produit  d'une  conduite  à  diamètre  variable  est  donc  toujours  plus  petit 
que  ne  le  serait  le  produit  d'une  des  longueurs  partielles.  On  se  rend  faci- 
lement compte  de  ce  résultat,  en  remarquant  que,  quelque  faible  que  soit 
la  perte  de  charge  dans  les  autres  parties  de  la  conduite,  elle  n  est  jamais 
nulle,  et  que,  par  conséquent^  la  conduite  totale  débitera  toujours  moins 
que  la  longueur  partielle. 

Ainsi,  la  conduite  du  podt  de  la  Tournelle,  de  ^SOO**  de  longueur  et  de 
0",25  de  diamètre,  étant  devenue  insuffisante,  a  été  remplacée  par  une  autre 
d'un  diamètre  de  0",50.  Quand  on  eut  terminé  ce  travail  sur  moitié  de 
la  longueur,  il  est  évident  que  le  résultat  était  moins  avantageux  que  si 
l'on  avait  pu  réduire  la  longueur  de  moitié,  ce  qui  n'aurait  augmenté  le 
produit  que  dans  le  rapport  de  1  à  (/^  ;  car  cette  substitution  n'avait  réduit 
la  longueur  sur  laquelle  elle  a  été  Opérée  qu'à  Ift  82"*  partie  de  ce  qu'elle 
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était,  les  2400""  convertis  comptant  encore  pour  75"".  La  substitution  du 
diamètre  de  O'^yôO  au  diamètre  de  O'^SS  sur  la  moitié  correspondait  à  une 
réduction  de  longueur  de  (2400— 75)  =2325.  Ainsi,  la  première  moitié 
de  la  dépense  du  projet  n'augmentairle  débit  que  dans  le  rapport  de  1  à 
l;40y  tandis  que  la  seconde  Ta  porté  de  f^iO  à  b'^^ùO. 

On  voit  par  là  que  quand  une  conduite  se  trouve  étranglée  par  un  petit 
diamètre  sur  une  assez  grande  étendue,  le  produit  de  l'extrémité  est  pour 
ainsi  dire  déterminé  par  cette  portion  de  conduite.  Ainsi,  dans  Texemple 
dont  nous  nous  occupions  tout  à  l'heure,  d'une  conduite  ayant  0",50  dans 
la  moitié  de  sa  longueur  et  0'',25  dans  Tautre,  il  est  pour  ainsi  dire  in- 
utile, dans  le  calcul  du  débit ,  de  s'occuper  de  la  partie  de  la  conduite 
ayant  0",50;  à  plus  forte  raison  si  ce  diamètre  était  encore  plus  considé- 
rable. Nous  reviendrons  plus  tard  sur  ce  sujet. 

52.  Dans  une  distribution  d'eau ,  il  arrive  presque  toujours  que  plu- 
sieurs conduites  sont  mises  en  communication  entre  elles  par  d'autres 
conduites  transversales;  on  obtient  ainsi  une  conduite  complexe  dont  il 
faut  pouvoir  calculer  le  produit. 

On  y  arrivera  facilement  par  la  méthode  de  calcul  suivante  : 

Considérons  d'abord  une  série  de  conduites  sortant  toutes  du  réservoir 
ÂB,  et  venant  se  réunir  en  0  dans  une  conduite  commune  OM  (lig.  20). 
Soient  d,  rf',  cf...,  /,  T,  T...,  g,  q\  (f...  les  diamètres,  les  longueurs  et  les 
produits  de  ces  conduites,  ^,  X,  Q  le  diamètre,  la  longueur  et  le  produit 
du  tuyau  qui  pourrait  les  remplacer  toutes,  on  aura,  en  remarquant  que 
la  perte  de  charge  y  de  toutes  ces  conduites,  depuis  le  réservoir  AB  jus^ 
qu'en  0,  est  la  même  : 

etpuittiae  Q=q+^+i(...=  [/^, 

|/f=|/^+|/^+^/^+...,         (.5) 

en  prenant  pour  \  une  longueur  quelconque,  on  en  déduira  une  valeur 
de  i.  (Voir  l'Appendice,  pour  la  manière  de  faire  les  calculs  numériques-) 
Si  toutes  les  longueurs  /,  V^  l\..  sont  égales  et  qu'on  prenne  pour  X  cette 
longueur,  on  aura  la  formule  plus  simple  : 

^^F=/5^+KJ•^.K5^...  (16) 
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qui  donne  le  moyen  de  remplacer  plusieurs  conduites  de  même  longueur 
par  une  seule  ou  réciproquement,  problème  que  la  table  résout  à  simple 
vue.  Ainsi ,  on  y  voit  de  suite  qu*une  conduite  de  0",25  peut  remplacer 
dix  conduites  de  0™,10  ou  deux  conduites  de  0",19,  etc.,  etc. 

La  formule  (16)  peut  même  être  substituée  à  la  formule  (15),  toutes  les 
fois  que  les  longueurs  de  conduite  ne  sont  pas  très*différentes,  en  pre- 
nant pour  X  une  valeur  moyenne  entre  les  longueurs  Z,  T,  T..,  On  a 
en  effet  : 

Or,  si  X  est  une  moyenne  entre  les  quantités  Z,  /',  Z\...  les  rapports  y,  ^r-- 

sont  tour  à  tour  plus  petits  et  plus  grands  que  1  ;  de  plus,  ils  en  différent 
peu,  si  les  longueurs  Z,  T,  T,...  sont  peu  différentes,  et  leur  racine  carrée  en 
diffère  encore  moins  ;  en  substituant  donc  l'unité  à  chacun  de  ces  facteurs, 
on  ne  commettra  que  de  petites  erreurs,  qui  étant  tantôt  en  plus  et  tantôt 
en  moins  n'en  produiront  jamais  qu'une  insignifiante  sur  le  résultat.  La 
formule  (16)  pourra  donc  être  très-souvent  substituée  dans  la  pratique  à  la 
formule  (15) ,  on  n'aura  besoin  d'avoir  recours  à  cette  dernière  que  lorsque 
les  conduites  seront  de  longueurs  très-différentes. 

S3.  Les  formules  (14)  et  (15)  sont  indépendantes  du  coefficient  7,  par 
conséquent  on  peut  supposer  qu'on  lui  ait  donné  la  valeur  numérique  la 
plus  convenable  pour  les  vitesses  qui  avaient  lieu  dans  les  conduites.  Ces 
formules  seraient  donc  applicables,  même  dans  les  cas  exceptionnels  où  il 
serait  indispensable  d'avoir  recours,  pour  le  calcul  du  débit,  à  la  formule 
binôme  de  M.  de  Prony.  En  voici  d'ailleurs  une  démonstration  directe. 

Soit  une  conduite  à  diamètres  variables  (fig.  19)  d^  (f,  rr...,Xla  longueur, 
et  9  le  diamètre  constant  du  tuyau  qui  peut  la  remplacer;  on  aura,  en 
appelant  v  la  vitesse  dans  cette  conduite  : 

lY=j(ai;+|3t;«)===i(«u+l3u')+|(au'+l30+--- 
Mais  on  a  :        \i^vz=:i^d'u  z=i7r(fV=i7rdV\..; 


donc 
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Les  facteui'S  de  ^g,  ^  dififèrent  très-peu  de  Tunîté,  même  lorsque  v  eât 

très-petit;  deplus^si  on  a  pris  pour  X la  somme  des  longueurs  Z+/'+r-|-..., 
d  est  nécessairement  un  diamètre  intermédiaire  entre  le  plus  grand  et  le 

plus  petit;  de  sorte  que  les  rapports  jj,  ^,  étant  tour  à  tour  plus  grands  et 

plus  petits  que  Vunité,  les  petites  erreurs  commises  sur  chaque  terme  se 
compenseront  sensiblement.  On  pourra  donc,  même  avec  la  formule  bi- 
nôme, écrire  : 

Lorsqu'il  s'agit  de  trouver  une  conduite  ayant  le  même  produit  que 
plusieurs  autres,  on  a  : 

d'où  s'=l(P  +  '^d!'+^d\.. 

Or,  de  ^Yl  =  av  +  ^v\  \'ii=<m  +  ^u\... 


on  tire  : 

ce  qui  donne  : 


,/?=p^|/;|.p/?|/ 


'+i? 


Les  facteura  de  la  forme  1  /  — ^  sont  alternativement  un  peu  plus 


grands  et  un  peu  plus  petits  que  Tunîté;  puisque  v  est  la  vitesse  moyenne, 
ils  ne  peuvent  en  différer  sensiblement  qu'autant  que  les  quantités  [/^  -j 

qu'ils  multiplient  sont  elles-mêmes  très-petites  ôt  sans  influence  appré- 
ciable sur  le  résultat.  . 

En  confondant  ces  facteurs  RVeclunîté,  on  ne  commettra  donc,  sur 
chaque  terme,  que  des  erreurs  très -légères  et  qui  se  compenseront  à 
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peu  yrèa  dans  leur  somme.  Ainsi,  même  dans  le  cas  de  la  formule  binômef 
ou  peut  se  servir  de  l'équation  (15). 

S4.  Une  conséquence  pratique  très-importante  de  cette  formule,  c'est 
que,  pour  conduire  une  certaine  quantité  d*eau  à  un  point  donné,  le 
parti  le  plus  économique  est  toujours  de  le  faire  au  moyen  d'un  seul  tuyau. 
En  effet,  c'est  un  résultat  d'expérience  qui  sera  expliqué  plus  loin,  que  le 
pHx  du  mètre  courant  de  tuyau  mis  en  place  est  proportionnel  au  dia^ 
mètre.  La  dépense  à  faire  pour  une  conduite  unique  du  diamètre  i  sera 
donc  hiii  (pour  Paris  actuellement  fA=  100  fr.  environ] }  pour  deux  con- 
duites du  diamètre  dj  elle  sera  2L[id\  mais  on  a  : 

donc  la  dépense  sera  :  fxL*  g^= pLcî  yg" ; 

pour  trois  conduites  on  aurait  de  même  fxL*  ,7=^=  fALcJ^îr; 

3 

pour  un  nombre  n  de  conduites (xL(în^* 

Représentons  la  dépense  ijLd  pour  une  conduite  par  .  •  ,  •  •  100 

Elle  sera  pour  deux  conduites  débitant  le  même  volume.  ...  152 

pour  trois  conduites - *  «  •  193 

pour  quatre  conduites ,....*•  230 

D'autres  considérations  que  l'économie  peuvent  déterminer  à  multi» 
plier  le  nombre  des  conduites;  mais  il  est  toujours  essentiel  de  se  rendre 
compte  de  la  dépense  qui  résulte  de  chacun  des  systèmes  de  distribution  « 
Nous  ferons  plus  tard  usage  de  ces  formules  et  de  ces  résultats. 

8{>.  Les  formules  (14)  et  (15)  permettent  de  ramener  au  même  diamètre 
tous  les  tronçons  d'une  conduite  complexe  à  diamètre  variable,  et  de  réu- 
nir entre  eux  ceux  de  ces  tronçons  qui  ont  la  même  perte  de  charge  entre 
leurs  extrémités,  ce  qui,  dans  beaucoup  de  cas,  permet  de  convertir  un 
système  très-complexe  en  une  conduite  simple  à  diamètre  constant. 

Si  Ton  avait,  par  exemple,  le  système  de  conduite  représenté  par  la 
fig.  21,  on  commencerait  par  ramener  au  même  diamètre  la  conduite  va- 
riable ÀM  au  moyen  de  la  formule  14;  puis  on  la  réunirait  à  la  conduite 
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BM  par  la  formule  (15)  ou  (16)  ;  on  ramènerait  ensuite  à  un  diamètre  com^ 
mun  les  conduites  ABM^  et  CM'  par  la  formule  (14),  et  on  les  réunirait 
par  la  formule  (15);  on  ferait  la  même  opération  pour  les  conduites  au-des- 
sous de  M',  et  on  arriverait  à  n'avoir  plus  qu'une  conduite  unique.  Ce 
n'est  qu'une  affaire  de  calcul,  qui  se  trouve  considérablement  abrégée  par 
les  tables  que  nous  avons  dressées.  Si  l'on  voulait  avoir  ce  que  débite  chacun 
des  orifices,  on  déterminerait  la  charge  en  M'  et  M',  ce  qui  ramènerait  le 
problème  au  cas  d'une  conduite  unique. 

Il  ne  faudrait  pas  croire  qu'on  pût  opérer  la  même  simpliiication  sur 
toute  conduite  complexe.  Il  faut  pour  cela  des  conditions  qui  ne  se  trou- 
vent pas  toujours  réunies,  même  dans  les  conduites  les  plus  simples.  On 
peut  y  il  est  vrai,  ramener  tous  les  tronçons  d'une  conduite  quelconque  à 
avoir  même  diamètre;  mais  pour  les  réunir  par  la  formule  15,  il  faut  que 
la  perte  de  charge  entre  leurs  extrémités  soit  la  même.  Ainsi,  si  dans  la 
fig.  21,  les  réservoirs  Â,  B,  C  n'étaient  pas  au  même  niveau,  les  tronçons 
AM,  BM,  CM',  ne  pourraient  pas  être  réunis.  De  même,  si  les  orifices 
0,  0',  0"  n'étaient  pas  au  même  niveau ,  les  tronçons  M'O,  M''0',  M"0\ 
ne  pourraient  être  convertis,  par  les  formules  précédentes,  en  tronçon 
unique  équivalent. 

S6.  Nous  allons  nous  occuper  de  ces  systèmes  de  conduite  ;  mais,  comme 
on  vient  de  le  voir,  il  nous  sera  permis  de  supposer  que  le  diamètre  est 
constant,  sans  restreindre  la  généralité  du  problème. 

Considérons  le  cas  d'une  conduite  complexe  pouvant  dégorger  par  deux 
orifices  0  et  0'  de  niveau  différent  (fig.  22).  Le  plus  bas  des  orifices  0  est 
nécessairement  un  orifice  de  sortie  ;  mais  il  n'est  pas  aussi  facile  de  recon- 
naître immédiatement  le  rôle  que  joue  l'orifice  intermédiaire  0'  ;  car,  sui- 
vant son  niveau  relatif  et  suivant  le  point  où  il  est  embranché,  il  peut  être  : 
orifice  d'entrée,  orifice  de  sortie,  ou  enfin  rester  stationnaire. 

Soient  :  H  la  charge  sur  l'orifice  0  par  rapport  au  réservoir  AB , 
H'  la  charge  sur  l'orifice  0... 
/,  r,  r  les  longueurs  des  diverses  portions  de  conduite, 
g,  q',  (f  leurs  débits. 

Traçons  la  ligne  AO,  qui  serait  la  ligne  de  charge  dans  le  cas  où  l'orifice 
0'  serait  fermé,  et  qui  détermine,  par  conséquent,  la  charge  MP  sur  l'em* 
branchement  de  cet  orifice.  Menons  maintenant  Thorizontale  F'p  corres- 
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pondant  au  niveau  du  réservoir  0';  il  est  clair  que  si  le  point;?  est  au-des- 
sous de  Py  l'eau  dans  le  branchement  V  ira  vers  l'orifice  0'  ;  que  si  elle  est 
au-dessuS;  elle  en  viendra  ;  que  si  ces  deux  points  coïncident,  l'eau  res- 

m 

lera  stationnaire.  Ce  qui  revient  à  dire  que  pour  H'=  ._r^7  l'eau  est  station- 

naire  '  ;  que  pour  ^'<jt^  l'^au  va  vers  0';  que  pour  H'>  j^  elle  en 

vient.  Le  sens  du  mouvement  dépend  des  4  quantités  H',  H,  /,  f  ;  mais  il 
ne  dépend  pas  de  la  longueur  t  du  branchement;.  Ainsi  H  et  H'  conservant 
leurs  valeurs,  l'eau  serait  stationnaire  si  le  branchement  était  transporté 
de  M  en  M',  et,  s'il  Venait  en  M",  elle  sortirait  du  réservoir  F. 

On  a,  d'ailleurs,  pour  déterminer  les  débits  g,  g,  q\  dans  le  cas  de  la 
fig«  22,  les  trois  équations  suivantes  : 


H 


_  T'9*,    Tf^^* 


éfi  (fi     ^ 

En  appelant  y  la  perte  de  charge  NG,  qui  a  lieu  sur  le  point  d'embran* 
chôment,  cette  dernière  équation  peut  se  mettre  sous  la  forme  : 


|/î=|/5h.+|/^, 


qui  fait  voir  que  la  valeur  de  y  est  indépendante  du  diamètre  de  la  con- 
duite et  du  coefficient  y.  De  sorte  que,  quel  que  soit  le  diamètre,  le  rapport 
entre  les  débits  des  diverses  portions  de  conduite  est  constant. 

La  résolution  numérique  de  l'équation  précédente  ne  présente  aucune 
difficulté,  puisqu'elle  n'est  que  du  second  degré;  cependant  le  calcul 
en  est  assez  long,  et  on  ferait  mieux  dans  la  pratique  de  procéder  par 
tâtonnement  sur  les  équations  (17),  d'autant  plus  qu'on  peut  déterminer 
immédiatement,  pour  q  et  q\  des  valeurs  comprises  entre  des  limites  très- 
resseiTées,  ainsi  que  nous  allons  le  faire  voir. 


'  Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  nous  confondons  toujours  les  longueurs  réelles  des  conduites 
avec  celles  de  leurs  projections  horizontales  ;  et  que  dans  les  figures  qui  représentent  leur  nivel- 
lementy  les  dimensions  verticales  sont  toujours  très-exagérées  par  rapport  aux  dimensions  ho- 
rizontales. 

iO 


Digitized  by 


Google 


U  TKAITÉ  DE  LA  CONDUITE  ET  DE  LA  MSTRIBUTlON  DBS  EAUX. 


Appelons  Q'  le  débit  y^ -rrn^  de  la  conduite,  lorsque  l'orifice  0'  est 
fermé,  la  première  des  équations  (17)  pourra  se  mettre  sous  la  forme  : 

mettant  dans  cette  équation ,  pour  g,  sa  valeur  ç'+g*,  on  en  déduit  : 


ç"=|/Q'.-^^.-.ji^g', 


II'  1  • 

La  fraction  {tty\  ^^*  toujours  plus  petite  que  j,  de  sorte  que  si  nous  sup- 
posons q  petit  par  rapport  à  Q'',  ce  qui  aura  lieu  lorsque  le  point  p  ne 
sera  pas  éloigné  de  P,  on  pourra  écrire  : 

9  =Q  —i+f9  » 
et,  puisque  ç  =  g' + q\  (1 8) 

On  tire  de  ces  équations  une  conséquence  pratique  importante  :  c'est 
que  lorsqu'une  conduite  débite  Q"  à  son  extrémité,  si  Ton  fait  une  prise  q' 
sur  un  point  de  cette  conduite,  le  produit  de  Textrémîté  ne  diminue  pas  de 

q\  mais  du  -,  du  -,...  de  cette  quantité^  suivant  que  cette  prise  est  faite  au  - 
ou  au-...  de  la  conduite  à  partir  du  réservoir.  Le  produit  de  la  partie  anté- 

rieure  augmente  desr,  desj...  du  débit  nouveau. 

Pour  résoudre  le  problème  numériquetnent,  il  suffit  de  remarquer  que, 
(Puisque  le  point  c  est  compris  entre  P  et/>,  on  a  nécessairement  : 


et,  puisque  qs=:q—q\  on  a  : 

En  se  servant  de  cette  valeur  approchée  de  q\  on  en  conclura  une  pre- 
mière position  du  poitit  û  qtii  permettra  de  calculer  de  nouvelles  valeurs 
pour  q  etg^,  et  d'en  dédliîre,  par  le  même  procédé,  des  valeurs  de  q'  alter- 
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nfitiveinent  trop  petites  et  trop  graqdes,  Oo  arrivera  donc  ainsi  k  des  cliiffres 
aussi  exacts  qu'on  le  voudra.  (Voir  à  l'Appendice  un  exemple  numérique 
de  ce  calcul.) 

Dans  les  exeniples  précédents^  nous  avons  supposé  que  Toritice  le  plus 
bas  était  celui  qui  débitait  le  plus  ;  de  sorte  que^  dans  là  fig.  22,  la  ligne 
de  charge  ÀP'F  est  supérieure  à  la  ligne  AFF  ;  mais  cela  peut  bien  ne  pap 
être.  Ainsiy  dans  la  fig.  23,  le  point  P'  est  au-dessous  iw  point  P,  et  par 
conséquent,  il  foudra  chercher  le  point  c  entre  p  et  F.  Du  reste,  la  marche 
du  calcul  est  la  même, 

57.  Nous  avons  supposé  aussi  que  Torlfice  O''  était  un  orifice  de  sortie) 
si  le  branchement  avait  lieu  en  M*  (flg.  22),  et  qu'il  fût  un  orifice  d'entrée, 
il  suffirait  de  remplacer  dans  les  formules  précédentes  T,  ç'par  I,  g,  et  /,  q 
par  r,  g",  et  de  prendre  pour  H'  la  dîflcrence  de  niveau  H  —  H'  entre  les 
deux  réservoirs.  Ce  qui  revient  à  dire  que,  si  l'on  fait  faire  une  demi-révo- 
lution à  un  système  de  conduites,  les  débits  et  les  vitesses  ne  changent  pas 
d'intensité  ;  il  n'y  a  de  changé  que  le  sens  du  mouvement.  Il  est  donc  inu- 
tile de  chercher  des  formules  spéciales  pour  ce  cas,  qui  rentre  complète- 
ment dans  celui  que  nous  veqons  de  considérer. 

Si  le  point  p  est  très-éloigné  de  P  et  de  P',  c'est  que  deux  orifices  se 
trouvent  à  des  niveaux  peu  diflférents.  En  les  supposant  au  même  niveau, 
ce  qui  permet  de  ramener  la  conduite  complexe  à  une  conduite  simple,  on 
a  de  suite  deux  limites  rapprochées  de  la  valeur  de  9,  en  mettant  tour  à 
tour  dans  le  calcul  le  niveau  le  plus  élevé  et  le  niveau  le  plus  bas. 

Si  la  differepce  de  niveau  est  très-faible,  il  n'y  a,  pour  ainsi  dire,  plus 
lieu  à  tâtonnement;  car  les  valeurs  sont  si  peu  différentes  entre  elles,  que, 
dans  la  pratique,  on  pourra  les  confondre. 

Nous  trouvons  dans  les  tables  lithographiées  de  M.  Mary  un  problème  de 
ce  genre.  Il  s'agit  d'une  conduite  unique  alimentée  par  deux  autres,  pui- 
sant à  des  réservoirs  dont  la  différence  de  niveau  n'est  que  de  0",50,  de 
sorte  que  la  charge  sur  l'orifice  de  sortie  est  17«  pour  un  réservoir,  et 
17",50  pour  l'autre.  En  ramenant  la  conduite  au  même  diamètre,  comme 
si  les  réservoirs  étaient  au  même  niveau,  on  obtiendrait  deux  limites 
de  débit,  Tune  plus  grande,  l'autre  plus  petite,  dont  le  rapport  serait 

y   Tr~îôôô'  ^  ®st-a-dire  que,  pratiquement,  il  n  y  a  pas  heu  à  tâton- 
nement. Faute  d'une  formule  qui  lui  permette  de  ramener  la  conduite  au 
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même  diamètre,  M.  Mary  est  obligé  de  partir  de  deux  limites  très-éloi- 
gnées  235*  et  435». 

S8.  Nous  avons  vu  que  le  débit  maximum  d'une  conduite,  pour  un  ori- 


fice situé  à  une  distance  L,  était  |/^5i;  il  ^mye  souvent  dans  les  distri- 
butions que  ce  débit,  très-suffisant  comme  débit  journalier,  ne  l'est  pas 
comme  débit  momentané.  Supposons,  par  exemple,  qu'il  s'agisse  d'un 
établissement  de  bains  consommant  50"^  par  jour,  il  est  clair  qu'une  con- 
duite donnant  un  litre  par  seconde  serait  suffisante  pour  la  consommation 
journalière,  puisqu'elle  donnerait  plus  de  86™-*par  jour;  mais  elle  ne  le 
serait  pas  dans  le  moment  où  on  voudrait  remplir  à  la  fois  plusieurs  bai- 
gnoires ou  plusieurs  chaudières;  on  remédie  à  cet  inconvénient  par  l'éta- 
blissement d'un  réservoir  près  de  l'orifice.  Ce  réservoir  s'emplit  pendant 
le  chômage  des  robinets,  et  leur  permet  de  débiter  de  grandes  masses 
d'eau  à  la  fois. 

Si  H^  et  l  sont  les  distances  verticale  et  horizontale  du  robinet  au 
nouveau  réservoir  (fig.  24),  on  a  : 

On  voit  que  si  T  est  très-petit,  le  débit  par  seconde  peut  être  très-consi- 
dérable. 

Les  réservoirs  constituent  aussi  une  excellente  précaution  contre  les  in- 
cendies, et  c'est  pour  cela  que  tous  les  établissements  publics  et  industriels 
en  sont  pourvus.  Supposons,  par  exemple,  qu'un  incendie  se  déclare  dans 
un  quartier  où  la  conduite  ne  peut  amener  que  20  litres  par  seconde;  c'est 
en  vain  que,  pour  augmenter  la  masse  d'eau  disponible,  on  ouvrira  tous  les 
orifices  branchés  aux  environs;  ils  ne  feront  jamais  que  se  partager  la 
quantité  d'eau  amenée  par  la  conduite;  il  pourra  même  arriver  que  ce  par- 
tage se  fasse  d'une  manière  très-vicieuse,  en  donnant  plus  d'eau  aux  points 
les  plus  éloignés,  tandis  que  les  points  voisins  en  manqueront  ;  c'est  ce  qui 
arrive  quelquefois  à  Paris  et  fait  croire  à  un  manque  d'eau  dans  les  réser^ 
voirs  alimentaires,  tandis  qu'il  n'y  a  qu'une  fausse  manœuvre  de  robinets. 
Un  autre  avantage  de  cette  disposition ,  c'est  de  ne  pas  faire  souffiûr  les 
établissements  munis  de  réservoirs  d'une  courte  interruption  de  service, 
par  suite  de  réparations  sur  les  conduites  d'alimentation.  C'est  dans  ce  but 
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que  la  distribution,  dans  ces  établissements,  se  fait  presque  toujours  au 
moyen  de  branchements  spéciaux  pris  sur  leurs  réservoii'S  particuliers. 
Ces  réservoirs  sont  alimentés  par  une  conduite,  que  ferme  un  clapet  lors- 
que l'eau  cesse  d'y  arriver,  ou  plus  ordinairement  par  une  conduite  qui 
dégorge  dans  leur  partie  supérieure,  auquel  cas  les  robinets  sont  desservis 
par  un  ou  plusieurs  branchements  partant  de  ces  réservoirs. 

Nous  verrons  plus  tard  que  les  grands  réservoirs  publics  jouent  un  rAle 
analogue  dans  les  distributions,  qu'ils  augmentent  la  puissance  des  con- 
duites ou  permettent  de  réduire  leurs  diamètres.  On  a  donc  souvent  à  con- 
sidérer le  cas  d'un  orifice  alimenté  par  deux  réservoirs  éloignés. 

59.  Supposons  une  conduite  terminée  à  ses  deux  extrémités  par  deux 
réservoirs  dont  la  différence  de  niveau  est  H',  et  un  orifice  0  situé  sur  cette 
conduite  à  une  distance  verticaleZ  du  niveau  du  réservoir  supérieur  (fig.  25). 
Si  cet  orifice  est  fermé,  le  réservoir  AB  enverra  au  réservoir  FG  une  quan- 
tité d'eau  Q'=K^77Znj  ®t  '^  ''g"®  ^®  charge  sur  la  conduite  sera  BF.  Si 

l'orifice  intermédiaire  0  débile  une  petite  quantité  g",  le  réservoir  FG  ne 
recevra  plus  que  (voir  l'équation  17)  : 

Enfin,  si  9'  =  |/^=Q'j/^=S,  le  réservoir  FG  ne  recevra  plus 

rien,  et  la  ligne  de  charge  sera  BpF,  pF  étant  l'horizontale  passant  par  le 
niveau  du  réservoir  FG.  Tels  sont  les  résultats  précédemment  démontrés. 
Si  g'' dépasse  la  quantité  S,  les  deux  réservoirs  fournissent,  et  on  a,  pour 
déterminer  les  débits  des  deux  portions  de  conduite  et  la  charge  H  sur  lo- 
rifice  0,  les  trois  équations  suivantes  : 

Si  de  la  1'^  équation  on  retranche  la  seconde,  il  vient  : 

TV  M  m         >*  p 

mais  —  =  /S*,  donc  q=z  \/  s«+ « ((\ 

On  voit  que  tant  que  q  est  petit  par  rapport  à  S,  9  demeure  à  peu  près 
invariable  et  égal  à  S;  c'est-à-dire  que  toute  l'augmentation  de  débit  de 
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roriflce  0  est  fournie  par  le  réservoir  qui,  précédemment,  était  station- 
nuire.  Il  est  facile  de  se  rendre  compte  de  ce  résultat  en  se  rappelant 
que  les  débits  sont  proportionnels  à  la  racine  carrée  des  charges;  que,  par 
conséquent,  lorsque  ces  charges  sont  considérables,  les  débits  varient 
peu,  même  pour  des  augmentations  sensibles  de  charge. 

On  peut  d'ailleurs  avoir  des  valeurs  exactes  de  q  et  de  q\  puisque 
l'équation  n'est  que  du  second  degré.  On  a  toujours  : 


if      V    /(H— H')' 
Lorsque  H  est  très-grand  par  rapport  à  ff,  les  débits  des  deux  portions 
de  conduites  sont  dans  le  rapport  inverse  de  1^7  à  VX. 

60.  Les  fontaines  de  la  place  de  la  Concorde,  à  Paris,  fournissent  un 
exemple  remarquable  de  cette  espèce  de  débit  représenté  par  la  fig.  25; 
elles  sont  branchées  vers  le  milieu  d'une  conduite  qui  se  rend  du  réservoir 
Monceaux  au  réservoir  Vaugirard.  Lorsque  la  conduite  est  libre,  les  deux  ré- 
servoirs fournissent,  ce  qui  indique  que  la  perte  de  charge  depuis  Monceaux 
jusqu'à  la  place  de  la  Concorde  est  plus  grande  que  5"*,  diflFérence  de  niveau 
entre  les  deux  réservoirs.  Le  réservoir  Vaugirard  fournit  alors  aux  fontaines 
la  partie  de  leur  dépense  qui  excède  celle  qui  a  lieu  lorsque  la  perte  de 
charge  n'est  que  de  5"*.  Comme  le  réservoir  Vaugirard  n'a  pas  de  moyen 
d'alimentation  direct,  et  qu'il  importe  de  réserver  l'eau  qui  s'y  est  accu" 
mulée  pendant  la  nuit  pour  les  besoins  de  la  rive  gauche,  lorsque  les  fon- 
taines sont  en  jeu,  on  ferme  la  conduite  du  côté  du  réservoir  Vaugirard. 
Le  résultat  de  cette  manœuvre  n'est  pas  de  diminuer  la  dépense  des  fon- 
taines 5  en  ouvrant  davantage  les  régulateurs  on  obtient  la  même  (juantité 
d'eau,  mais  cette  eau  ne  sort  plus  avec  la  même  impétuosité,  et  si,  au  lieu 
d'une  fontaine,  on  avait  un  jet  d'eau,  sa  hauteur  serait  sensiblement  dimi- 
nuée. En  un  mot,  il  se  fait  alors  une  grande  perte  de  charge  du  cAté  de 
Monceaux;  la  ligne  de  charge,  qui  était  Bp'F  lorsque  la  conduite  était  libre, 
devient  la  ligne  discontinue  Bp",  ;?F.  (Nous  supposons  qu'il  n'y  a  d'autre 
débit  sur  la  conduite  que  celui  des  fontaines.) 

61.  Le  cas  général  d'une  conduite  ayant  un  nombre  indéterminé  d'ori- 
fices d'entrée  et  de  sortie  ne  peut  se  résoudre  que  par  tâtonnement,  à  cause 
du  degré  de  l'équation  finale  ;  car  on  a  autant  d'équations  du  S*»  degré 
que  d'orifices  moins  un.  En  effet,  si  Ton  considère  le  débit  de  chaque  ori- 
fice comme  connu,  on  en  déduit  immédiatement  celui  de  ohaque  tronçon 


Digitized  by 


Google 


CONDUITES  COMPLËIES  A  DiAUÈTRË  YAUiABLE.  79 

de  conduite,  et  en  marchant  de  l'oriBce  le  plus  élevé  à  un  oritice  quel- 
conque,  on  obtient  une  équation  de  la  forme 

dans  laquelle  H„  indique  la  charge  sur  Toritice;  on  am*a  donc  autant  d'é- 
quations que  d  orifices,  et  le  problème  est  ramené  à  une  simple  difficulté 
d'analyse.  Dans  la  pratique,  une  pareille  complication  ne  peut  guère  se 
présenter;  mais  si  on  la  rencontrait,  il  faudrait  avoir  recours  à  des  tâton- 
nements. Nous  croyons  que  les  calculs  que  nous  avons  faits  jusqu'à  présent, 
que  les  formules  et  les  principes  que  nous  avons  établis,  les  abrégeront 
beaucoup,  eu  permettant  d'introduire  immédiatement  dans  les  formules 
des  chiffres  très-voisins  de  la  vérité.  Si  le  sens  du  mouvement  se  trouvait 
indécis  dans  une  portion  de  conduite,  il  faudrait  poser  le  problème  comme 
si  l'oriQce  était  fermé,  et  déterminer  ainsi  la  charge  sur  l'origine  du  bran- 
chement ;  suivant  que  l'orifice  sera  au-dessus  ou  au-dessous  de  la  charge 
sur  le  branchement,  l'eau  en  viendra  ou  ira  vers  lui.  Nous  ne  nous  arrê- 
terons pas  davantage  sur  ce  cas  général,  qui  ne  peut  être  considéré  que 
comme  une  spéculation  théorique.  Nous  traiterons,  dans  le  chapitre  sui- 
vant, des  cas  particuliers  que  présentent  les  distributions  d'eau  les  plus 
compliquées. 

62.  Dans  les  formules  précédentes,  nous  n'avons  tenu  compte  que  de 
la  résistance  engendrée  par  le  frottement  à  la  paroi;  mais  lorsqu'une  con- 
duite a  une  certaine  longueur,  le  mouvement  de  l'eau  rencontre  :  des 
coudes,  des  tubulures,  des  robinets,  etc.,  etc.  Dans  l'état  actuel  de  la  science, 
on  sait  peu  de  choses  sur  les  forces  retardatrices  développées  par  ces 
obstacles  ;  on  sait  seulement  qu'elles  sont  fonction  de  la  vitesse  et  croissent 
avec  elle,  car  elles  n'arrêtent  jamais  le  mouvement  de  l'eau  d'une  rna- 
nière  complète.  Quel  que  soit  le  nombre  des  coudes  et  des  étranglements, 
11  y  a  mouvement  si  un  des  orifices  de  la  conduite  est  plus  bas  que  l'autre. 
Par  analogie  avec  ce  qui  se  passe  pour  la  paroi,  on  peut  supposer  ces  forces 
retardatrices  proportionnelles  au  carré  de  la  vitesse,  et  écrire,  en  représen- 
tant par  k^  k\  k"...  la  perte  de  charge  qui  correspond  a  la  vitesse  1"  : 

d'où,  en  mettant  pour  tt  et  y  leurs  valeurs , 
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Cette  équation  démontre  que  l'effet  de  ces  forces  retardatrices  corres* 
pond  à  un  allongement  du  tuyau.  H.  Mary,  dans  ses  tables,  a  fait  plusieurs 
applications  numériques  des  formules  de  Dubuat  sur  les  coudes  ;  ses  ré* 
sultats  par  coude  ne  dépassent  pas  uue  perte  de  charge  de  0^,002  pour  des 
vitesses  de  0",58  à  0»,60,  ce  qui  donnerait  pour  la  vitesse  l*,Ar=0,006,  et, 
pour  la  longueur  du  tuyau  qui  produirait  la  même  perte  de  charge  que 
le  coude,  640  DAr  2=3,840;  soit  4D.  Cette  quantité  est  réellement  trop 
petite  pour  qu'il  puisse  être  utile  d'en  tenir  compte  dans  la  pratique,  et  sur- 
tout de  se  livrer  à  aucune  espèce  de  calcul  pour  l'apprécier.  Nous  avons 
déjà  appris  par  la  formule  (7)  que  la  longueur  L  doit  être,  en  général,  aug- 
mentée de  32D.  Il  conviendra  donc  d'ajouter  à  la  longueur  réelle  de  la 
conduite  une  certaine  quantité  proportionnelle  à  son  diamètre,  et  on 
pourra  profiter  de  cette  circonstance  pour  arrondir  le  chiffre  de  cette 
dimension,  ce  qui  abrégera  les  calculs. 

Nous  avons  fait  quelques  expériences  pour  déterminer  l'influence  du 
changement  brusque  de  direction  des  conduites  ;  en  faisant  passer  de 
Feau  à  diverses  vitesses  dans  une  conduite  qui  présentait  quatre  inflexions 
à  angle  droit ,  jamais  nous  n'avons  trouvé  sur  le  manomètre  que  l'une 
d'elles  donnât  une  perte  de  charge  égale  à  celle  du  parcours  de  2".  II  est 
vrai  que  la  conduite  n'avait  que  0",08  de  diamètre.  Quoi  qu'il  en  soit,  ces 
expériences  nous  ont  convaincu  que  la  découverte  d'une  formule  qui  don- 
nerait exactement  l'influence  des  angles  dans  les  conduites  ne  saurait 
avoir  beaucoup  d'utilité  pratique. 

Nous  n'avons  donc  présenté  les  considérations  qui  précèdent  que 
pour  démontrer  qu'il  est  inutile  de  faire  des  calculs  spéciaux  au  sujet 
des  résistances  autres  que  celle  qui  résulte  du  frottement  à  la  paroi.  On 
peut  en  tirer  aussi  cette  conséquence,  que  l'avantage  "d'avoir  une  conduite 
plus  ou  moins  rectilignc  est  de  peu  d'importance,  et  qu'il  ne  faut  jamais 
faire  de  grands  sacrifices  pour  l'obtenir.  II  va  sans  dire  qu'il  ne  faut  pas 
multiplier  sans  nécessité  les  coudes  et  les  sinuosités;  mais  quand  ils  sont 
motivés  par  l'état  des  lieux,  etqu'on  nepourraitles  faire  disparaître  qu'avec 
de  grandes  dépenses,  il  faut  s'y  résigner.  La  moindre  augmentation  du 
diamètre  de  la  conduite  dans  celte  partie  ferait  plus  que  compenser  la  perte 
de  charge  due  à  ces  circonstances. 
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63.  Nous  parlons  ici  de  la  direction  en  plan  de  la  conduite.  Dans  le  sens 
vertical,  les  coudes  qui  présentent  leur  convexité  vers  le  ciel  ont  un  in- 
convénient plus  grand.  L'air  peut  en  occuper  le  sommet,  y  produise  un 
étranglement,  par  conséquent  une  augmentation  de  vitesse  et  une  forte 
peite  de  charge  ;  l'écoulement  peut  même  être  complètement  suspendu. 
En  effet,  si  l'on  suppose  la  disposition  de  tuyau  indiquée  par  la  fig.  (26), 
il  est  évident  qu'il  n'y  aura  pas  écoulement  si  l'air  contenu  dans  la  con- 
duite maintient  la  surface  de  l'eau  dans  les  branchements  à  des  hauteurs 
telles  qu'on  ait  : 

ab  =  a'b'—n  ou  ab  =  c'b'. 

La  pression  de  l'air  dans  la  conduite  sera  alors  mesurée  par  H«  -|-  ab. 

Si  l'on  imagine  qu'en  d  on  donne  graduellement  issue  à  l'air,  les  points 
b  et  b'  s'élèveront  de  quantités  égales,  et  l'écoulement  commencera  quand 
le  point  b  se  sera  élevé  en  c,  niveau  du  faite  de  la  conduite  ;  mais  il  est  évi- 
dent qu'il  peut  être  aussi  petit  que  possible,  puisque  la  charge,  qui  pro- 
duira le  débit  en  c,  peut  elle-même  être  aussi  petite  qu'on  voudra.  L'eau 
pourra  alors  couler  sur  la  partie  inférieure  du  tuyau  le  long  de  ce.  On  voit 
que  le  débit  en  0'  peut  être  complètement  modifié  par  les  coudes  verticaux* 
n  faut  donc,  dans  la  pratique,  les  éviter  autant  que  possible,  ainsi  que  les 
parties  horizontales,  parce  que  le  moindre  tassement  des  extrémités  peut 
amener  une  convexité. 

Lorsque  la  disposition  des  lieux  ne  permet  pas  de  donner  à  la  conduite 
un  profil  concave,  on  y  remédie  en  plaçant  sur  le  sommet  des  convexités, 
ou  des  branchements  d'orifice  habituellement  ouverts,  ou  des  ventouses  qui 
laissent  échapper  l'air  sans  laisser  échapper  l'eau.  On  trouvera  plus  loin 
la  description  de  ces  appareils. 
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CHAPITRE  VI. 

DU  SERVICE  EN  ROUTE,  SIMPLE  OU  MUTE  (ISOLÉ  OU  COMBINÉ 
AVEC  UN  SERVICE  D'EXTRÉMITÉ). 

64.  Les  conduites  De  sont  pas  uniquement  destinées  à  porter  Teau  à 
leur  extrémité.  Le  plus  ordinairement  même,  de  nombreux  branchements 
la  distribuent  à  droite  et  à  gauche  à  des  niveaux  différents.  Rigoureuse* 
ment  parlant ,  une  conduite  avec  ses  branchements  ne  forme  qu'une 
conduite  complexe,  faisant  un  service  d'extrémité ,  cas  que  nous  avons 
traité  dans  le  chapitre  précédent  ;  mais,  à  ce  point  de  vue  général,  il  n'est 
pas  facile  de  découvrir  les  propriétés  du  système.  Tandis  qu'en  considérant 
une  conduite  unique  percée  de  nombreux  oriQces  dans  son  parcours,  cas 
qui  se  présente  dans  toutes  les  distributions  d'eau,  on  met  de  suite  en  évi* 
dence  des  propriétés  importantes  de  ce  mode  d'alimentation. 

65.  Soit  donc  la  conduite  représentée  par  la  figure  27,  percée  des  ori- 
âces  1,  2,  3^  4; 

Soient  :  çi,  g^,  93,  q^  les  débits  de  ces  orifices; 

/,     Vj   r         les  longueurs  partielles  de  la  conduite. 

l^alij^ne  de  charge  KpqrsG  se  déterminera  facilement,  En  effet,  on  aura  ; 

Si  le  diamètre  de  la  conduite  est  constant,  il  est  facile  de  saisir  le  ca- 
ractère principal  du  polygone  qui  représente  la  ligne  de  charge,  c'est  que 
chacun  de  ses  côtés  est,  à  partir  du  réservoir,  de  moins  en  moins  incliné. 
Cela  se  conçoit  parfaitement,  car  la  perte  de  charge  par  mètre  ou  l'in- 
clinaison de  la  ligne  de  charge  est  proportionnelle  au  carré  du  débit  de 
la  conduite.  Or,  le  débit  de  chaque  portion  de  conduite  va  sans  cesse  en 
diminuant  depuis  l'origine  jusqu'à  l'extrémité. 

Si  le  diamètre  de  la  conduite  est  variable,  l'inclinaison  de  chacun  des 
côtés  n'est  plus  assujettie  à  d'autre  condition  que  d'avoir  lieu  dans  le  sens 
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de  la  vitesse  de  l'eau  dans  la  conduite,  De  sorte  qu'on  peut  toujours  dé- 
terminer le  diamètre  variable  de  n^anière  à  avoir  une  ligne  de  charge 
donnée,  pourvu  qu'elle  satisfasse  à  cette  condition  et  à  celle  de  passer  par 
le  point  Â.  Si  on  voulait,  par  exemple^  que  la  ligne  de  charge  fût  la  ligne 
droite  A6,  comme  dans  le  cas  du  débit  à  rextrémité,  les  quantités  ap'j 
bq\...  seraient  connues,  on  aurait  : 

d'où  d'=}y^^{qi  +  q,+q,+q,yi 

oa  aurait  de  même  pour  le  diamètre  suivant  ; 

ainsi  de  suite. 

On  voit  que  la  détermination  du  diamètre,  lorsqu'on  connaît  le  débit  et 
la  charge,  ne  présente  aucune  difficulté.  Or,  c'est  là  le  problème  pratique 
de  toute  distribution  d'eau,  qui  consiste  à  conduire  à  un  point  donné  de 
hauteur  et  de  position  une  quantité  d'eau  déterminée,  avec  le  moins  de 
dépense  possible. 

Cependant,  dans  la  pratique  il  règne  une  certaine  incertitude  sur  les 
quantités  d'eau  qui  pourront  être  distribuées  au  moyen  des  conduites.  On 
désire  qu'elles  puissent  satisfaire,  non-seulement  aux  besoins  immédiats, 
mais  au  besoin  d'un  avenir  prochain.  Or,  ces  besoins  croissent  d'une  ma- 
nière inconnue,  il  est  vrai,  mais  assez  rapide;  presque  toutes  les  anciennes 
distributions,  après  avoir  été  surabondantes,  deviennent  insuffisantes; 
cela  tient  à  plusieurs  causes.  Lorsqu'on  fait  une  distribution  d'eau  dans 
une  ville,  elle  ne  se  substitue  pas  immédiatement  à  tous  les  moyens  anté* 
rieurs  d'alimentation,  la  puissance  de  l'habitude,  les  dépenses  faites  dans 
chaque  maison  pour  avoir  des  puits  ou  des  pompes,  s'opposent  à  ce  que  le 
propriétaire  en  fasse  de  nouvelles  pour  se  brancher  sur  la  conduite  publi- 
que qui  passe  devant  sa  maison.  Mais»  avec  le  temps,  ces  considérations 
disparaissent^  la  pompe  et  le  puits  ont  besoin  d'être  réparés,  on  veut  que 
sa  maison  soit  comme  celle  du  voisin,  de  nouvelles  maisons  se  bâtis- 
sent, etc.,  etc.;  de  sorte  que  les  besoins  à  satisfaire  au  bout  de  quelques 
années  ne  sont  plus  ceux  qui  existaient  à  l'origine.  Lors  donc  que  l'ingé- 
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nieur  projette  une  conduite  dans  le  quartier  d'une  ville,  il  doit  supposer 
qu'elle  aura  à  débiter  pour  le  service  particulier  une  certaine  quantité 
d'eau  q  par  mètre  courant;  quantité  d'ailleurs  variable  suivant  la  densité 
de  la  population  et  suivant  ses  besoins. 

66.  Il  est  donc  essentiel  de  se  rendre  compte  des  phénomènes  du  mou- 
vement de  l'eau  dans  le  système  de  distribution  uniforme,  qui  est  pour 
ainsi  dire  le  type  de  tous  les  autres  systèmes. 

Soit  9=r  ^e  débit  par  mètre  courant  de  la  conduite  représentée  par  la 
fig.  28,  celui  d'une  lonqueur  x,  comptée  à  partir  de  0 ,  orifice  extrême 
de  la  conduite,  sera  qx:=^x;  et  par  conséquent  la  perte  de  charge  dy, 
pour  une  longueur  dx  de  la  conduite, 


en  intégrant  cette  équation  depuis  0  jusqu'à  l'extrémité  de  la  conduite,  on 
aura,  en  appelant  H  la  charge,  sur  l'orifice  extrême  : 

H=iy^.  (20) 

En  comparant  cette  perte  de  chaîne  avec  celle  qui  a  lieu  lorsque  le  débit 
Q  est  situé  à  l'extrémité  L  de  la  conduite,  on  en  tire  les  conséquences 
suivantes  : 

Lorsque  le  débit  d'une  conduite,  au  lieu  de  se  faire  à  l'extrémité,  est 
uniformément  distribué  le  long  de  son  parcours, 

l"*  La  perte  de  charge  est  trois  fois  moins  forte,  à  égalité  de  débit,  de 
diamètre  et  de  longueur; 

2*  Le  débit  est  /3  ou  1,73  fois  plus  fort,  à  égalité  de  charge,  de  dia- 
mètre et  de  longueur; 

3""  Le  diamètre  n'est  que  le  r— ,  les  0,80,  ou  les  ^  de  ce  qu'il  devrait  être 

pour  un  débit  égal  à  l'extrémité  de  la  conduite.  Nous  tirerons  plus  tard  de 
ces  principes  plusieurs  conséquences  pratiques ,  mais  auparavant  il  est 
bon  de  voir  ce  que  devient  la  ligne  de  charge. 

Si  au  lieu  d'intégrer  l'équation  (19)  entre  0  et  L,  on  intègre  entre  0  et  x, 
en  appelant  y  l'ordonnée  de  la  ligne  des  pressions,  on  aura  : 
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OU  y^^u'y 

c'est  une  parabole  du  3""^  degré,  branche  positive.  Cette  espèce  de  para- 
bole diffère  de  celle  du  second  degré,  qui  passerait  par  le  même  point  B, 
en  ce  qu'elle  est  plus  aplatie  sur  la  tangente  à  l'origine  et  lui  est  extérieure, 

la  surface  du  segment  parabolique  étant  les  -  du  rectangle  xy  au  lieu  des 
-.  Le  tracé  de  cette  courbe  n'ofifre  aucune  difficulté.  Si  Ton  faisait  a?  =^  L, 

1  3  27 

on  aurait  y  =  gH,  aî=-L,  y=^H,  etc.  On  peut  d'ailleurs  se  servir  de 
l'équation  ^ = ^^  qui  donnera  en  chaque  point  l'inclinaison  de  la  tangente; 

ainsi  pour  l'inclinaison  à  l'origine  de  l'orifice,  on  a  ^=  y- ,  qui  serait  Tîn- 

clinaison  de  la  ligne  de  charge  dans  le  cas  où  le  débit  aurait  lieu  à  l'extré- 
mité. 

La  fonne  de  cette  courbe  se  trouve  expliquée  par  ce  que  nous  avons  dit 
tout  à  l'heure  au  sujet  de  l'inclinaison  des  côtés  du  polygone  ;  elle  tient  à 
ce  que,  près  du  réservoir,  la  vitesse  de  Teau  est  très-grande  et  est  presque 
nulle  à  Fextrémité.  On  a  dû  remarquer  une  certaine  analogie  entre  les 
lignes  de  charge  et  les  polygones  funiculaires  chargés  de  poids,  entre  la 
parabole  de  charge,  dans  le  cas  de  la  distribution  uniforme,  et  la  para- 
bole des  chatneii  des  ponts  suspendus.  Dans  ce  dernier  cas,  on  a  une  pa- 
rabole du  deuxième  degré,  parce  que  la  tension  est  proportionnelle  à  la 
première  puissance  du  poids,  tandis  que,  pour  les  tuyaux,  les  pertes  de 
charge  étant  proportionnelles  à  la  deuxième  puissance  du  débit,  le  degré 
de  la  parabole  se  trouve  augmenté  d'une  unité.  Cette  analogie  de  deux 
théories  qui,  au  premier  aspect,  n'ont  rien  de  commun,  se  continue  beau- 
coup plus  loin,  comme  on  va  le  voir  dans  la  suite  de  ce  chapitre. 

67.  Si,  outre  le  produit  Q,  débité  uniformément  le  long  de  la  conduite, 
il  y  a  encore  à  l'extrémité  un  débit  P,  ce  cas  rentre  dans  le  précédent,  en 
imaginant  que  ce  produit  P  soit  débité  par  un  prolongement  x  de  la  con- 
duite égal  kl^.  Alors,  tout  se  passe  comme  dans  le  cas  précédent;  on  ob- 
tient la  valeur  de  H  sur  le  sommet  de  la  courbe  (fig.  29)  en  remplaçant, 
dans  l'équation  (20),  Q  par  Q  +  P,  et  L  par  /  +  /?;  il  vient  ainsi  : 
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*^— ny'nn»    ' 


"5^     QD» 

et  pour  Téquation  de  la  courbe  rapportée  à  Textrémité  de  son  prolong0-* 
ment  : 

équation  conforme  à  (21),  ce  qui  doit  être,  puisque  l'ordonnée  y  de  la  courbe 
n'est  fonction  que  du  débit  par  mètre  ;  il  faut  observer  seulement  que^ 
dans  cette  dernière  équation  ^  l  exprime  la  longueur  réelle  de  la  conduite^ 
et  non  la  distance  du  sommet  de  la  courbe  au  réservoir.  On  arriverait,  du 
reste,  directement  à  cette  équation ,  en  partant  de  la  valeur  générale  de 
dîfy  que  nous  avons  donnée  plus  baut. 
La  perte  de  charge  h,  à  l'extrémité  de  la  conduite,  sera  donnée  par  la 

p 
valeur  de  y  correspondant  kxssl-^  retranché  de  H  ;  on  aura  donc  : 

5D»      Q  3D»  Q' 

ou  fe=Jâ«i'+3QP+3P),  (22) 

ou  enfin  /i=|lQ«+lp+lQP;  (23) 

c'est-à-dire  que  la  perte  de  charge,  pour  un  tuyau  qui  débite  Q  en  route 
et  P  à  son  extrémité,  est  égale  à  la  somme  des  pertes  de  charge  dues  à  ces 
deux  causes  si  elles  étaient  isolées,  augmentée  de  la  perte  de  charge  due 
à  un  débit  d'extrémité  K^QP,  moyenne  proportionnelle  entre  le  débit  en 
route  et  le  débit  P  k  l'extrémité. 

68.  Par  la  formule  (22)  on  peut  donc  déterminer  le  diamètre,  la  perte 
de  charge  ou  les  débits,  absolument  comme  dans  le  cas  du  débit  à  Textré- 
mité  ;  mais^  pour  la  pratique^  on  peut  lui  substituer  une  formule  beaucoup 
plus  commode,  surtout  lorsque  ce  sont  les  débits  qui  sont  inconnus. 

Soit  R=[/^-T-  la  quantité  d'eau  que  le  tuyau  peut  débiter  à  son  ex- 
trémité, avec  la  charge  ft,  quand  il  ne  fait  pas  de  service  en  route,  nous 
aurons  : 

3R*  =  Q'+3QP  +  3P*;  (24) 

d'où  p=|/r*-,iQ^-Jo. 
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Si  Q  est  petit  par  rapport  à  R^  on  a  : 

P  =  R-iQ, 

c'est-à-dire  que  le  débit  de  Textrémité  perd  la  moitié  du  débit  en  route. 
Si  l'on  rapproche  ce  résultat  de  ce  que  nous  avons  dit  plus  haut  au  sujet  de 
l'effet  du  débit  d'un  orifice  intermédiaire,  qui  enlève  au  débit  d'extrémité 
une  quantité  proportionnelle  à  sa  distance  à  l'origine,  on  voit  que  le  débit 
en  route  correspond  à  un  débit  d'orifice  situé  au  milieu  de  la  conduite. 
Mais  cette  assimilation  ne  peut  être  faite  que  lorsque  Q  est  très-petit  ;  cap 
si  l'on  fait  débiter  en  route  une  quantité  Q=R/3,  on  a  P=0,  tandis  que, 
pour  avoir  le  même  résultat  avec  un  orifice  situé  à  moitié,  on  devait  avoir 
Q  =  R  K2.  Nous  savions  déjà,  du  reste,  que  pour  Q  =  R  K3,  le  débit  à  l'ex- 
trémité est  nuL 
De  la  formule  (24)  on  tire  : 

R>P+5QouPh.0,50Q, 

R<P+i^^  Q  ou  P+ 0,576  Q. 

Dans  les  applications  numériques,  on  peut  donc  substituer  à  l'équa- 
tion (22)  la  formule  approchée, 

'i=6ïy(P+0,55Q)S  (25) 

c'est-à-dire  que  le  débit  en  route  peut  être  ajouté  au  débit  d'extrémité,  en 
ne  le  comptant  que  pour  un  peu  plus  de  la  moitié  de  sa  valeur  réelle.  Le 
calcul  se  fait  alors  aussi  simplement  que  lorsqu'il  ne  s'agit  que  d'un  débit 
d'extrémité  ;  caria  quantité  Q  4-  0,55P  se  comporte  comme  la  quantité  Q 
dans  la  formule  générale  relative  à  ce  débit. 

Dans  les  applications  numériques,  suivant  que  P,  Q  ou  R  seront  connus, 
on  aura  : 

R  =  P+0,55Q, 

P  =  R— 0,55Q,  (26) 

Q  =  1,82(R— P). 

Quoique  par  la  formule  (25)  le  débit  en  routo  soit  ramené  au  cas  du 
débit  d'extrémité ,  il  ne  faudrait  pas  en  conclure  que  les  formules  du 
diamètre  moyen  relatives  à  ce  dernier  débit  sont  applicables  au  service 
en  route.  Ainsi  la  conduite  à  diamètre  variable  que  représente  Ist  fig,  19 
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ne  saurait  être  remplacée,  en  vertu  des  formules  (13),  (14),  (15),  par 
une  conduite  à  diamètre  constant  produisant  la  même  perte  de  charge  à 
l'extrémité.  En  effet,  chaque  portion  de  conduite  a  alors  un  débit  différent, 
et  il  suffirait  de  changer  sa  position  relative  pour  produire  un  changement 
dans  la  perte  de  charge  finale.  Il  y  a  toujours  cependant  une  conduite  à 
diamètre  constant  qui  remplit  celte  condition,  mais  seulement  pour 
des  débits  partiels  et  un  débit  total  déterminé. 

Le  calcul  n'ofifre  d'ailleurs  d'autre  difficuhé  que  sa  longueur.  On  calcu- 
lerait d'abord  la  ligne  de  charge  pour  chaque  tronçon  de  conduite  d'après 
les  formules  précédentes,  puisque  chacun  de  ces  tronçons  rentrerait 
nécessairement  dans  le  cas  général  d'un  débit  en  route  et  d'un  débit  à 
l'extrémité,  puis,  ayant  trouvé  la  perte  de  charge  totale  H,  on  aurait  : 

équation  qui  déterminerait  d,  comme  dans  le  cas  du  débit  à  l'extrémité. 
Ce  diamètre  moyen  donnerait  la  même  perte  de  charge  sur  l'orifice  ex- 
trême ;  mais  la  branche  de  parabole  qui  serait  la  ligne  de  charge  de  cette 
conduite  moyenne  ne  serait  pas  celle  de  la  conduite  à  diamètre  variable, 
et  de  plus  le  diamètre  moyen  devrait  changer  avec  le  débit  ;  d'où  il  suit 
que  la  recherche  de  ce  diamètre,  dans  le  cas  du  service  en  route,  ne  peut 
guère  trouver  d'application  dans  la  pratique. 

Nous  savons  donc  déterminer  le  diamètre  d'une  conduite  de  manière 
à  ce  qu'elle  puisse  distribuer  en  route  une  quantité  d'eau  donnée  ;  son 
diamètre  n'est  plus  que  les  0,80  de  ce  qu'il  est  pour  le  même  débit  à  l'extré-* 
mité.  Mais  cela  ne  suffit  pas,  il  faut  que  la  ligne  de  charge  passe  au-dessus 
de  tous  les  orifices  à  desservir;  or,  cette  dernière  condition  peut  entraîner 
l'ingénieur  à  faire  varier  le  diamètre  de  manière  à  avoir  un  polygone 
tout  à  fait  différent  de  celui  qui  serait  donné  par  la  parabole  du  troisième 
degré.  Il  est  donc  utile  de  chercher  la  relation  qui  existe  entre  la  ligne  de 
charge  et  la  variation  du  diamètre  dans  la  conduite. 

69.  Si  la  ligne  de  charge  est  donnée  par  son  équation  y=F(^),  la 
courbe  des  diamètres  le  sera  par  : 

équation  dans  laquelle  on  mettra  pour^  sa  valeur  tirée  de  t/=Fir,  et 
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OÙ  d  sera  considéré  comme  variable;  si,  au  contraire,  la  courbe  des  dia-? 
mètres  est  donnée  par  son  équation  d^=f{x)^  la  ligne  de  charge  se 
déduira  de  l'intégration  de  Téquation  (19),  après  y  avoir  mis  pour  d  sa 
valeur  en  x.  Ce  problème  ne  présente  donc  aucune  difficulté. 

Si;  par  exemple,  nous  prenons  pour  ligne  de  charge  une  parabole  du 
degré  m,  dont  Téquation  sera  : 

»=hS,  (27) 

nous  obtiendrons  celle  de  la  courbe  des  diamètres  en  différentiant  la  valeur 
de  y,  et  écrivant  : 

Si  Ton  appelle  :  D  le  diamètre  pour  a;  =  L,  c'est-à-dire  à  l'origine  de  la 
conduite , 
A  le  diamètre  constant  qui  donne  le  même  débit  et  la 

même  perte  de  charge  à  l'extrémité  =[/^^!f^; 
i  le  diamètre  constant  du  tuyau  qui  coûterait  la  même 

somme  que  la  conduite  à  diamètre  variable  =  1  ^dx  ; 

on  tirera  facilement  de  l'équation  précédente  : 

et  l'équation  de  la  courbe  des  diamètres  pourra  se  mettre  sous  la  forme  : 

'^'»(î)"=(a'M!)";       w 

8im=3,  '^'=1^^  d=D=:*; 

résultats  connus,  puisque  nous  avons  fait  voir  que  le  diamètre  constant 
donne  pour  ligne  de  charge  une  parabole  du  troisième  degré.  Réciproque- 
ment rf  =  D,  donnerait  m  =  3,  par  l'intégration  de  l'équation  (19). 
70.  Le  diamèti*e  moyen  i  est,  comme  nous  l'avons  dit,  proportionnel  à 

12 
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la  dépense  \  ^  Xo\k  veut  qu'elle  soif  un  roiniiqmn,  on  différ^otier^  Véqua- 
tion  (20)  par  rapport  à  m,  et  on  trouvera  ni  =  - ,  ce  qpi  donne  : 

4 

pour  ligne  de  eharge yrsH/^j ,  (81) 

111 
pour  ligne  des  diamètres.  .  .     rf=DfH  =/jj  A  /^j  ,  (32) 

pour  diamètre  à  l'extrémité.  .    D=  0  A=  0,944 A  ;  (33) 

pour  diamètre  moyen (Î=-D=0,708A  *.  (?4) 

Le  diamètre  de  la  conduite  i^  débi(  uniforme  doit  donc  suivre  les  or- 
données d'une  parabole  du  tro^si^me  degré,  pour  donner  le  minimum  de 
dépense.  Nous  avons  déjà  indiqua  le«  caractères  de  cette  courbe  qui  est 
ai|ss|  la  ligne  de  charge  daqs  le  diamètre  uniforme;  qpus  avons  vu 
qu'elle  est  très-aplatie  à  son  sommet,  c'est-à-dire  que,  le  diamètre  à 
r^xtrémît^  étaqt  doqné^  il  n'est  réduit  à  moins  de  moitié  que  sur  un  1/8 
de  la  conduite  (fig.  30).  Ce  tuyau  est  d'ailleurs  plus  gros  à  son  extrémité 
danisi  1^  rajqi^f  Et  de  B^M  à  0,80  que  celui  à  diamètre  uniforme.  Nous  revien- 
^TQS^  tpfit  1^  Vheure  sur  |e§  poQséqueQce?  pratiques  à  déduire  de  ces  ré- 
sultats. 

Si  no|ui  considérons  l-équation  de  la  ligne  de  chaîne  (31),  nous  voyons 

*  Ces  équations  sont  plus  générales  qnMI  ne  serait  permis  de  le  supposer  diaprés  l'iiypotlièse 
dont  on  est  parti»  c*est-à*dire  que  la  ligne  de  charge  est  une  parabole  du  degré  m.  En  considé- 
rant cetts  tourbe  comn^t  complètement  indéterminée,  la  dépense  est  représentée  par  : 


£■ 


0 

le  probjèn)^  à  résoudre  est  de  trouv^ç  (a  fonction  d  ei^  cp,  (]|e  manière  que  cette  intégrale  soit  un 
minimum  a?ec  la  condition  : 


f^'- 


ot,  M  twove,  par  les  règles  du  calcul  des  variations  : 
La  paraMe  da  troinème  degré  est  donc  de  toutes  les  courbes  du  diamètre  cella  qui  donna  le 

^i^\^^^  4e  4^p^ve. 
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que  c'est  une  parabole  du  degré  j,  par  couséqumt  très-yoifiine  de  la 

droite  ÂO,  qiii  i*eprésénte  la  perfe  de  charge  dans  le  cas  du  débit  d'extré- 
mité (fig^  30)t 

71.  Si  Ton  voulait  que  la  perte  de  charge  fût  cette  ligne  elle-ménley 
il  suffirait  de  faire  m  =  1  dans  les  équations  (80)  et  (29),  on  aurait  : 


B^      5 


La  parabole  des  diamètres,  qui  était  du  troisième  degré  dans  le  cas  du 

minimum  des  dépenses,  deviefat  du  Ae^ré  |  dàds  le  cas  de  là  perte  de 

charge  unifbrfaie.  Le  diamètre  D  à  l'oHginé  de  la  côtlduite  est  (irécisé*- 
inetat  égal  à  ce  qu'il  dbit  être  pour  donner  totit  le  débit  à  l'extrémité. 
Quant  au  diamètre  moyen,  il  ne  dépasse  pas  sensiblement  celui  qui  donne 
le  niinimum  de  dépense,  j[)uisqb'on  a  seulement  0,7i4A  au  lieil  de  Ô,7Clâi  L 

t.cla  doit  6t^e,  puisque  -  tie  difiere  pas  beaucèuii  de  3. 

Si  Ton  faisait  décrettre  le  diamètre  de  la  conduite  plus  rapidement  que  les 

ordoiinées  de  la  parabole  du  degré  ^,  {(ar  exemple,  siÛTant  eelles  de  k  pa- 

rabole  du  deuxième  degré,  ce  qui  reviendrait  à  poseir  33^=  2,  ou  ni  =  j^, 
Téquation  delà  courbe  des  pressions  (27)  deviendrait  : 

c'est  une  parabole  du  second  degré,  ayant  comme  celle  des  diamètres, 
son  axe  horizontal.  On  aurait  dans  ce  cas  : 

D=aV2=1,15A,    (Ï=|î^=0,77a. 

Cette  di^sition  est  un  peu  plus  dispendieuse  que  la  précédente,  mais 
eile  l'est  moins  encore  que  celle  du  diamètre  liniiorme  et  çUe  donne  neaù- 
coup  plus  de  charge,  surtout  vers  le  milieu  de  la  conduite. 

Si  l'on  donnait  au  tuyau  une  forme  conique,  de  manière  que  les  diamè- 
tres des  deux  extrémités  fussent  D  et  d',  bti  trouverait,  éh  sùivani  la  ndSiiié 

méthode  de  calcul  ^  et  en  appelant  nie  rapport  ^  : 
'  L'équation  de  k  ligne  des  diamètres  est  dans  ce  cas: 
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„_TQ'L0D+3d')     n—/*+'"?A      A      /*+'»W*+'»\\ . 

et  en  cherchant  la  valeur  de  n  qui  donne  pour  à  et  pour  la  dépense  un 
minimum,  on  aurait  : 

n  =  1-1^  =  0,408, 

d'où  Ton  tirerait:    D  =  1,02A,  d'=0,42A,  d=0,72A. 

On  voit  qu  on  peut  obtenir  avec  un  tuyau  conique  un  diamètre  moyen 
qui  ne  diffère  pas  sensiblement  de  celui  du  minimum  de  dépense.  Quant 
à  la  courbe  de  charge  horizontale  à  l'origine  0,  elle  a  un  point  d'in- 
flexion à  la  distance  a?  =  4  Lr^_^] ,  ou  rc  =  0,234  dans  le  cas  du  mini- 

mum  de  dépense;  en  Â  son  inclinaison  est  ^^^  c'est-à-dire  que  dans  le  cas 

du  minimum  de  dépense,  elle  se  confond  à  peu  près  avec  la  ligne  ÂO;  plus 
loin  elle  aurait  une  asymptote  horizontale;  ce  qui  se  conçoit  parfaitement, 
puisque  le  diamètre  du  tuyau  irait  en  augmentant  indéfiniment. 

Nous  ne  pousserons  pas  plus  loin  l'étude  de  l'influence  de  la  variation 
du  diamètre  sur  les  dépenses  d'établissement  des  conduites  et  sur  les  lignes 
de  charge.  Nous  avons  seulement  voulu  faire  voir  que  le  principal  résultat 
de  cette  variation  était  d'élever  ou  d'abaisser  la  ligne  de  charge,  de  manière 
qu'on  pouvait  ainsi  desservir  des  orifices  ermédiaires  plus  ou  moins 
élevés,  avec  des  dépenses  sensiblement  égales. 

72.  En  résumé,  lorsqu'on  a  un  produit  Q  à  débiter  uniformément  le 
long  d'une  conduite  avec  une  perte  de  charge  H,  en  appelant  A  le  diamètre 

[/^—-nécessaire  pour  obtenir  ce  produit  à  l'extrémité,  les  différents 

systèmes  de  conduite  auxquels  on  peut  s'arrêter  donnent  les  résultats 
suivants  : 


on  en  déduit,  au  moyen  de  réqaation  (19)  : 


Maintenant,  si  Ton  intègre,  en  déterminant  la  constante  de  façon  que  y^o  corresponde  à  0=0, 
et  que  dans  Fintégrale  on  fasse  œ^h,  y =H,  on  obtient  la  première  des  trois  équations  ci^essus. 
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Le  diamètre  constant  qui  satisfait  à  cette  condition  est  0,80- A;  par 
conséquent,  le  diamètre  moyen^  proportionnel  à  la  dépense,  est 0,80  A 

Dans  ce  cas,  la  courbe  des  pressions  est  une  parabole  du  troisième  degré 
très-aplatie  à  son  sonmiet;  la  perte  de  charge  se  fait  presque  tout  entière 
près  du  réservoir. 

Si  Ton  a  recours  à  une  variation  du  diamètre,  il  &ut,  pour  obtenir  le  mi- 
nimum de  dépense,  le  faire  décroître  suivant  les  ordonnées  d'une  parabole 
du  troisième  degré.  Le  diamètre,  à  l'origine  de  la  conduite,  est  alors  0»,944  A, 
et  le  diamètre  moyen 0,708  A 

Dans  ce  cas,  la  courbe  des  pressions  est  une  parabole  du  degré  -,  qui  se 

rapproche  beaucoup  de  la  ligne  droite  qui  exprime  la  perte  de  charge 
uniforme. 
La  conduite  à  diamètre  variable  qui  donne  cette  ligne  droite  pour  ligne 

de  charge  se  trouve  déterminée  par  une  parabole  du  degré  -•  Le  plus  grand 

diamètre  est  A ,  et  le  diamètre  moyen 0,714  A 

Dans  un  tuyau  conique,  le  minimum  de  dépense  est  donné  par  le  dia- 
mètre i»,02  A  à  l'origine  et  0»,4âA  à  Textrémité;  le  diamètre  moyen 
proportionnel  à  la  dépense  moyenne  est  alors 0,72  A 

La  courbe  des  pressions  est  horizontale  au-dessus  du  petit  diamètre  et 
a  une  asymptote  horizontale ,  en  supposant  le  cône  prolongé  du  côté  du 
grand  diamètre,  de  sorte  qu'il  y  a  un  point  d'inflexion  intermédiaire. 

Si  l'on  fait  varier  le  diamètre  comme  les  ordonnées  d'une  parabole  du 
deuxième  degré,  on  a  pour  diamètre  à  l'origine  i",i5  A,  et  pour  dia- 
mètre moyen 0,77  A 

Dans  ce  cas ,  la  courbe  des  pressions  est  une  parabole  du  deuxième 
degré,  concave  vera  le  tuyau  et,  par  conséquent,  bien  au-dessus  de  la  ligne 
qui  exprime  la  perte  de  chaîne  uniforme. 

Il  n'est  peut-être  pas  inutile  de  faire  observer  que  cette  proportion 
entre  les  dépenses  ^des  divers  systèmes  n'est  vraie  que  pour  le  cas  où  la 
conduite  débite  en  route  d^une  manière  uniforme  tout  ce  qu'elle  tire  du 
réservoir, 

73.  S'il  s'agissait  d'une  conduite  devant  débiter  Q  en  route  et  P  à  son 
extrémité ,  ce  qui  est  le  cas  ordinaire  d'application,  le  diamètre  le  plus 
économique  serait  encore  donné  par  la  parabole  du  troisième  degré  ; 
mais  si  le  produit  P  à  l'extrémité  était  considérable,  on  n'utiliserait  que 
la  partie  de  cette  parabole  éloignée  de  l'origine,  c'est-à-dire  celle  dont  le 
diamètre  est  à  peu  près  constant.  Dans  ce  cas,  l'avantage  qu'on  peut 
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trouver  à  feire  f  drier  Ife  dislbiètre  est  dodc  toujours  àti-dfessôui^  de  belui 
que  nous  venons  d'indiquer  plus  haut  *. 

Les  calculs  qui  précèdent  ont  beaucoup  moins  pour  but  de  fournir  des 
formules  d'un  usage  pratique  que  d'indiquer  d'une  manière  générale  les 
avantages  et  les  inconvénients  des  divers  systèmes  qu'on  pourrait  adopter, 
et  de  faire  voir  que^  même  au  point  de  Vue  théorique^  oïl  ne  saurait  espérer 
d'économie  bien  sensible  au  moyen  de  dispositions  eômpliquées.  Ajoutons 
que  dans  la  pratique,  par  des  motifs  que  nous  ferons  connaître  jplus  loiti, 
on  ne  peut  faire  varier  les  diamètres  que  d'une  manière  discontinue  et 
suivant  un  système  arrêté  d'avance.  On  serait  donc  forcément  obligé  de 
substituer  à  la  courbe  des  diamètres  un  polygone  formé  par  la  série  des 
tuyaux  admis  dans  la  distribution.  Ainsi,  les  tuyaux  de  C^M  de  diamètre 
seraient  suivis  par  une  certaine  longueur  de  conduite  ou  O'^^SB,  laquelle 
serait  elle-même  continuée  par  des  tuyaux  de  0°',30,  etc.,  etc.;  de  plus, 
entre  chaque  espèce  de  tuyaux,  il  en  faudrait  un  spécial  pour  raccord;  il 
serait  donc  impossible  de  réaliser  pratiquement  l'économie  de  1/8  qui  ré^ 
suite  du  tableau  précédent. 

Etant  donùéé  une  série  de  tuyaux,  il  serait  facile  de  déterminer,  ^ar 
des  calculs  analogues  à  ceux  que  nous  venons  de  faire,  les  longueurs  à 
employer  de  chacun  d'eux  pour  avoir  le  minimum  de  dépense;  mais 
nous  croyons  que  lorsqu'on  voudra  dans  la  pratique  faire  décroître  les 


<  On  peut  démontrer  ce  résultat  par  le  calcuL 

Soit  l  la  longueur  de  la  [conduite;  pour  a^oir  la  courbe  des  diamètres^  il  suffira  de  laite 

L=:/+2-I  dans  Téquation  (32),  (!*=:-£- a?,  de  sorte  qu'en  ftdsant  dans  cette  équation L=:/ -g  , 

on  aura  pour  le  petit  diamètre  I)'=I)|/^P+Ô  ^-^  ^^^  toujours  le  groâ  diamètre;  On  volt  que 
si  P  est  grand  par  rapport  à  Q,  D^  ne  diffère  pas  beaucoup  de  D.  La  différence  du  diamètre  moyen 
ayec  le  diamètre  uniforme  serait  encore  plus  petite.  Rien  ne  serait  si  facile,  du  reste»  que  de 
déterminer  D  :  il  suffirait  de  substituer,  dans  les  formules  (31),  (32),  (33),  (34),  aux  quantités  L 

et  Q,  H-i^  et.Q+P,  de  déterminer  la  perte  de  charge  H  à  l'extrémité.  On  arriverait  ainsi  à  : 


i>-=i-'=!^{<Q+p)--^K^)1' 


valeur  qui  présente  beaucoup  d'analogie  avec  celle  du  diamètre  uniforme  (voir  22).  Mais  il  ne 
peut  être  que  très-rarement  avantageux  de  recourir  à  cette  formule ,  puisque  la  variation  du 
diamètre  ne  saurait  amener  qu'une  économie  insignifiante  dans  rétablissement  d'une  conduite 
placée  deftiè  cesj|j[nditlons. 
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diaoq^tres,  les  courhes  qqe  nous  venons  de  donner  suffiront  pour  servir 
d?  type  ai|  système  de  décroissement* 

Le  diamètre  consts^nt  a  sur  le  diamètre  variable  un  av£|ntf(g9  dppt  il 
faul^  tenir  pompte.  Si  la  fonction  principale  d'une  conduite  est  de  distri- 
buer de  l'eau  dans  son  parcours^  il  peut  arriver  qu'on  lui  demande,  excep* 
tiopnellement  un  servipe  d'extrémité;  comme  on  le  verra  dans  le  chapitre 
suivant.  Or,  la  cppduH^  ^  diamètre  variable,  qui  se  termine  par  des  tuy^tux 
d§  plus  en  plu£!  petits,  pe  peut  faire  qu'un  service  d'extrémité  compléta- 
mçQt  insignifiant,  si^  cpipme  l'indiquerait  la  loi  dq  luîniinum  ^e  dépense, 
Içs  derniers  tuyaqx  sppt  très-petits.  Pour  une  cpnduite  conîque  «lysint  à 
sesi  extr^niités  (^e^  di^nnèt^es  D  et  dy  le  débit  à  l'^i^trémité  mvX 

Soit  qf=|/^S-  le  produit  de  la  conduite  dans  le  cas  où  elle  aurait 
partout  son  plus  petit  diamètre,  cette  expression  devient  : 


'^'V^Fm^- 


Supposons  que,  pour  avoir  le  minimum  de  dépense,  on  ait  fait  le 
rapport  ^^^O^^*  on  aura  Q  =  3,50^.  Or,  si  Ton  avait  un  diamètre  uni- 
forme, il  faudrait,  d'après  ce  que  nous  avons  vu  plus  haut,  qu'il  fillt  de 
2rf;  le  produit  serait  donc  de.Q  =  5,60 ç,  c'est-à-dire  de  plus  du  double 
de  celui  du  tuyau  conique. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  s'applique  au  cas  d'une  distribution  uni- 
forme; il  est  clair  que  si  le  débit  devait  être  considérable  à  l'origine  et 
presque  nul  à  l'extrémité,  cela  pourrait  parfaitement  motiver  une  dimi- 
nution graduelle  du  diamètre;  maii^  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  le  cas 
d'une  distribution  uniforme  est  celui  qu'on  rencontre  le  plus  fréquemment, 
celui  qui  représente  le  mieux,  sinon  la  distribution  actuelle,  du  moins  la 
distribution  future;  c'est,  pour  ^insi  dif^^  le  type  auquel  tous  les  projets 
doivent  se  rattacher. 

On  remarquera,  du  reste,  que  les  formules  que  nous  avons  données  dans 
Oû  chapitre  résolvent^  d'une  manière  aussi  générale  que  possible,  le  pro- 
Uème  de  la  détermination  du  diamètre  d'une  conduite  qui  doit  filtre  m 
route  et  à  l'extrémité  un  service  quelconque. 
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Rien  n'empêche,  en  e£Pet,  de  diviser  la  conduite  en  plusieurs  parties 
dans  lesquelles  elle  fera,  avec  une  perte  de  charge  connue,  un  service 
en  route  uniforme  et  un  service  d'extrémité,  et  alors  on  déterminera  le 
diamètre  de  chacune  de  ces  portions  de  conduite,  soit  par  la  formule 
exacte  (22),  soit  par  la  formule  approchée  (25). 

74.  Dans  les  distributions  d'eau,  les  orifices  ne  sont  pas  desservis 
directement  par  les  conduites  maîtresses,  mais  par  Fintermédiaire  de 
branchements  quelquefois  fort  longs.  Il  est  clair  qu'il  faut  tenir  compte  de 
la  perte  de  charge  qui  a  lieu  dans  ces  branchements.  Alors  les  diamètres 
de  la  conduite  et  du  branchement  se  trouvent  indéterminés.  Si,  par 
exemple,  la  perte  de  charge  depuis  Torigine  de  la  conduite  jusqu'à  l'extré- 
mité du  branchement  doit  être  de  8  mètres,  on  peut  prendre  une  perte 
de  charge  quelconque  h  pour  la  conduite  principale,  et  il  en  résultera  une 
perte  de  charge  8  —  h  pour  le  branchement.  À  chaque  valeur  de  h  cor- 
respondront un  diamètre  D  pour  la  conduite  principale,  et  un  diamètre  D' 
pour  le  branchement.  Le  système  de  perte  de  charge  qui  donnera  le  mini- 
mum de  dépense  sera  donné  par  le  minimum  de  l'expression 

fl)+fl), 

avec  la  condition,  h+ K=  H. 

Soient  :  P,  Q  les  quantités  d'eau  débitées  par  la  conduite  principale,  à 
son  extrémité  et  en  route; 
/*(P,  Q)  la  fonction  de  ces  quantités  qui  détermine  la  perte  de 
charge,  exactement  par  l'équation  (22),  ou  approximative- 
ment par  l'équation  (25); 
^'9  Q\  A^«  QO  1^^  quantités  analogues  pour  le  branchement. 
En  mettant  dans  l'expression  de  la  dépense,  pour  D  et  D',  leurs  valeurs  : 

et  les  différentiant  par  rapport  khet  h',  il  vient  : 

h'—  F        y 

Cette  équation,  combinée  avec  fcH-fc'=H,  déterminera  h  et  h'.  Gela  ne 
présente  aucune  difficulté,  et  nous  ne  nous  arrêterions  pas  davantage  sur 
ce  sujet,  si  l'on  ne  pouvait  déduire  de  cette  formule  des  règles  simples  et 
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importantes  pour  la  pratique.  Si,  dans  l'équation  précédente,  on  ren) place 
/"(P,  Q),  /*'(P',  Q')  par  leurs  valeurs  en  D  et  D';  si,  de  plus,  on  remarque  que 
ces  fonctions  sont  proportionnelles  soil  à  P^,  soit  à  Q*,  soit  à  (P-|-0,55Q)*, 
pour  le  service  d'extrémité,  pour  le  service  en  route  et  pour  le  service  mixte, 

f(P  0)  0* 

on  en  conclura  que  le  rapport  jr^r—  ne  dififérera  jamais  sensiblement  de^, 

en  considérant  Q  et  Q'  comme  le  débit  total  des  conduites.  On  aura  donc, 

en  posant  jy  perte  de  charge  par  mètre,  =  i  : 

7  =  ^0— ~—^'  ^35) 

Ces  équations  démontrent  que  les  diamètres  et  les  pertes  de  charge  par 
mètre  doivent  être  dans  le  rapport  des  racines  cubiques  des  débits;  que, 
par  conséquent,  quand  le  débit  du  branchement  ne  diffère  pas  beaucoup 
de  celui  de  la  conduite  principale,  les  pertes  de  charge  par  mètre  et  les 
diamètres  sont  sensiblement  égaux. 

Supposons  que  Q=  2Q',  on  aura  i=  1,26  i\  D=  1 ,26D'.  Si  la  conduite 
principale  avait  un  diamètre  de  0°*,40,  le  branchement  devrait  avoir  0",32. 
Pour  Q=8Q',  on  aurait  D  =  2D';  pour  Q  =  27Q',  D  =  3D'. 

Si  l'on  avait  pris  les  pertes  de  charge  par  mètre  égales  sur  le  branche- 
ment et  sur  la  conduite,  on  aurait  eu  : 

i  =  i%    ^  =  ^;  =  S|;  (M) 

etpour  Q=  2Q',  D=  1,60  D,  au  lieu  de  1,26  D', 

Q=   8Q',D=2,30D',  aulieu  de2,00D', 
Q=27Q',  D  =  3,74D',  au  lieu  de  3,00  D'. 

En  comparant  les  équations  (35)  et  (36),  on  voit  que  la  condition  du 
minimum  de  dépense  tend  à  égaliser  les  diamètres  et  à  faire  varier  les 
pertes  de  charge.  On  en  concevra  facilement  la  raison,  si  l'on  se  rappelle  ce 
que  nous  avons  dit  plus  haut,  au  sujet  de  l'influence  du  diamètre  sur  la 
charge.  On  a  vu  (n''  49)  que  pour  diminuer  la  perte  de  charge,  il  faut  aug- 
menter le  diamètre  d'une  quantité  proportionnelle,  et  qu'on  a  la  relation  : 

T  — ~^^- 
c'est-à-dire  qu'en  augmentant  le  diamètre  d'un  lO"'^  on  diminue  la  charge 

15 
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de  moitié.  Or,  lorsque  les  tuyaux  sont  inégaux,  il  en  coûta  nécessairement 
beaucoup  moins  d'augmenter  proportionnellement  le  plus  petit. 

Ainsi,  supposons  la  longueur  du  branchement  égale  à  celle  de  la  con- 
duite,  admettons  même  perte  de  charge  h  sur  l'un  et  sur  l'autre,  et  qu'on 
soit  arrivé  à  résoudre  le  problème  avec  une  conduite  de  0",40  et  un 
branchement  de  0",10.  Si  l'on  augmente  le  diamètre  du  branchement  de 

0^,02,  la  perte  de  charge  sur  ce  branchement  deviendra  ^(q^)  =0,40fe; 
et  le  diamètre  de  la  conduite  sera  D  =— ^ — j  =  0,36. 

(1,60)»' 

La  dépense,  qui  était  représentée  par  10+40,  ou  50  dans  le  premier  sys- 
tème, le  serait  par  12+36,  ou  48  dans  le  second. 

75.  Règle  générale.  —  Quand  les  orifices  de  sujétion  sont  situés  sur  des 
branchements  qui,  ayant  peu  de  débit,  doivent  avoir  peu  de  diamètre,  la 
perte  de  charge  sur  ces  branchements  doit  toujours  être  sensiblement  plus 
petite  que  sur  la  ligne  maîtresse.  Nous  parlons  ici  des  orifices  de  sujétion, 
car  il  faut  distinguer  avec  soin  ces  orifices  de  tous  les  autres,  dont  le  niveau 
est  pour  ainsi  dire  indiffèrent.  Imaginons  qu'on  ait  projeté  sur  un  plan  ver- 
tical, à  leur  hauteur  réelle,  tous  les  orifices  qui  doivent  être  alimentés  par 
une  conduite  (fig.  31);  si  du  réservoir  supérieur,  comme  centre,  nous  fai- 
sons tourner  l'horizontale  BC,  jusqu'à  ce  qu'elle  rencontre  un  orifice  m, 
ce  sera  un  orifice  de  sujétion,  à  moins  que  les  orifices  antérieurs  ne 
soient  situés  sur  des  branchements,  cas  que  nous  considérerons  tout  à 
l'heure.  Si  maintenant  nous  faisons  tourner  une  horizontale  autour  de  ce 
premier  orifice  de  sujétion,  elle  en  déterminera  un  second,  etc.,  etc.;  on 
formera  ainsi  un  polygone  BmnpFj  au-dessus  duquel  devra  se  trouver  la 
ligne  de  charge.  Les  lignes  de  charge  des  branchements  de  sujétion  de- 
vant avoir  des  pentes  plus  Taibles  que  celles  des  côtés  de  ce  polygone,  on 
pourra,  comme  approximation,  en  leur  supposant  la  même  inclinaison,  re- 
lever les  projections  verticales  de  leurs  orifices  des  hauteurs  qui  résulteront 
de  ces  pentes,  et  voir  si  dans  cette  nouvelle  position  elles  sont  au-dessus  du 
premier  polygone  de  charge.  Supposons,  par  exemple,  que  les  orifices  a, 
^,  e,  se  trouvant  sur  des  branchements,  il  y  ait  lieu  de  les  relever  eo  a', 
6^  c%  il  est  clair  que  les  niveaux  a',  b'  ne  seront  pas  de  nature  à  modifier 
le  calcul  des  diamètres,  mais  le  niveau  b'  déterminera  une  nouvelle  ligne 
4e  ckar|;e  Bt'i^F;  ajoutons  que  si  de  B  eo  b\  de  à'  en  n,  le  diafliètr«  est 
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uniforme,  la  ligne  de  charge  sera  une  courbe,  ayant  une  légère  flèche, 
et  que  par  conséquent  si  quelque  orifice  se  trouvait  très-voisin  de  cette 
ligne,  il  serait  bon  de  s'assurer  par  un  calcul  spécial  que  son  service 
pourra  être  fait  par  la  conduite. 

Nous  traitons  ici  du  cas  général  d'orifices  disposés  d'une  manière  quel- 
conque, mais  nous  devons  faire  observer  que  dans  la  pratique  les  orifices 
de  sujétion  sautent  au  yeux,  pour  ainsi  dire,  et  qu'on  a  rarement  besoin  de 
les  chercher.  La  surface  d'une  ville  ne  présente  jamais  de  saillies  acciden- 
telles et  irrégulières,  les  maisons  ont  des  hauteurs  sensiblement  égales, 
de  sorle  que  les  niveaux  des  orifices  à  desservir  se  distribuent  suivant  des 
lignes  dont  les  ondulations  générales  sont  connues. 
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CHAPITRE  VU. 

DES  CONDUITES  ALIMENTÉES  PAR  PLUSIEURS  RÉSERVOIRS. 

76.  Le  diamètre  d'une  conduite  destinée  à  faire  un  service  en  route  de 
q  par  mètre,  est  déterminé  par  l'équation  (20)  : 


»=(!) 


1118 

»-Y*q»L» 


H» 

Ce  diamètre  croit  donc  assez  rapidement  avec  la  longueur  de  la  conduite;  si, 
toutes  choses  égales  d'ailleurs,  cette  longueur  devient  deux  fois  plus  considé- 
rable, le  diamètre  devient  (27  ou  1,51  fois  plus  fort;  si  l'on  réduit  la  lon- 
gueur à  moitié,  le  diamètre  est  réduit  d'un  tiers  environ.  Or,  si  l'on  re- 
marque que,  dans  les  distributions  ordinaires,  le  débit  des  conduites  n'est 
pas  régulier,  que,  nul  ou  très-faible  la  nuit,  il  est  variable  pendant  le 
jour  suivant  les  heures,  que  par  conséquent  le  diamètre  des  conduites 
doit  être  tel  qu'il  satisfasse  aux  besoins  dans  le  moment  de  leur  plus 
grande  exigence,  on  en  conclut  qu'il  est  possible  de  profiter  des  intermit- 
tences de  la  distribution  pour  alimenter  des  réservoirs  d'extrémité  ou  in- 
termédiaires, réservoirs  qui  fourniront  à  la  consommation  dans  les  mo- 
ments où  elle  est  la  plus  considérable.  Il  peut  même  résulter  de  cette 
disposition  une  augmentation  sensible  de  la  charge  disponible. 

La  ville  de  Paris  offre  un  exemple  de  ce  système  de  distribution.  L'eau 
de  rOurcq,  amenée  au  bassin  de  La  Villette,  au  nord  de  Paris,  traverse  la 
vallée  de  la  Seine  dans  des  conduites  qui  se  terminent  sur  la  rive  opposée 
par  des  réservoirs.  La  nuit,  les  conduites  ne  fournissant  que  peu  d'eau  en 
route,  remplissent  les  réservoirs  extrêmes,  de  manière  que,  pendant  le 
jour,  les  conduites,  alimentées  des  deux  côtés,  peuvent  fournir  à  une  con- 
sommation beaucoup  plus  considérable  que  si  elles  ne  Tétaient  que  d'un 
seul.  Calculons  maintenant  toutes  les  circonstances  de  ce  mode  de  distri- 
bution, et  les  conditions  nécessaires  pour  qu'il  fonctionne  convenablement. 

77.  Soit  donc  une  conduite  BPQ  (fig.  32),  alimentée  à  ses  extrémités  par 
deux  réservoirs  dont  la  différence  de  niveau  est  h*  U  peut  se  présenter  trois 
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caS;  suivant  que  le  débit  en  route  sera  nul  ou  plus  ou  moins  grand  qu'une 
certaine  quantité. 
Si  le  débit  en  route  est  nul,  la  conduite  portera  au  réservoir  inférieur 

une  quantité  d'eau  R  =  \/  — ,  la  ligne  de  charge  sera  la  droite  BF  qui 

unit  la  surface  des  deux  réservoirs. 

S'il  y  a  un  débit  Q  en  route,  qui  ne  soit  pas  trop  considérable,  on  aura, 
à  l'extrémité,  un  débit  P  donné  par  l'équation  (24)  : 

alors  la  ligne  de  charge  est  un  arc  de  parabole  du  S""""  degré  passant  par  les 
points  B  et  F,  mais  qui  n'est  pas  tangent  à  l'horizontale  en  F. 

Si  le  débit  Q  atteint  la  limite  RK3,  le  réservoir  d'extrémité  ne  reçoit 
plus  rien,  et  la  ligne  de  charge  est  un  arc  de  parabole  du  3"*  degré  tangent 
à  l'horizontale  FG. 

Si  le  débit  Q  dépasse  la  limite  R|/3,  les  deux  réservoirs  fournissent  à  l'a- 
limentation des  quantités  que  nous  allons  déterminer,  ainsi  que  la  ligne  de 
charge. 

Soient  :  /  et  Z'  les  longueurs  de  la  conduite  alimentée  par  les  réservoirs 
de  gauche  et  de  droite  ;  H  la  perte  de  charge  en  P,  point  de  partage  des  deux 
distributions.  En  considérant  ces  portions  de  conduite  comme  isolées,  nous 
avons  : 

H=|i?.?.  H-»=|I^,  !+r=L.  (37) 

Ces  trois  équations  peuvent  servir  à  déterminer  trois  des  sept  quantités 
I,  Vj  D,  Q,  H,  fc,  /,  quand  les  quatre  autres  seront  connues. 

Si  /,  l\  D,  sont  les  inconnues,  on  a  : 

'"^VH+yn::^'  '"^VH+Vii=fc'     'ïm^V^Si*'   ^   ^ 

'  La  courbe  des  pressions  a  pour  équation  : 

en  prenant  l'abscisse  a;  positivement  de  chaque  côté  du  point  M.  La  branche 
MF,  complètement  symétrique  de  la  branche  MB ,  est  seulement  un  peu 
moins  étendue.  Le  rapport  entre  les  longueurs  de  ces  deux  branches  est 

donné  par  l'équation  simple  jr~|/^^|fz^- 
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On  voit  que,  toutes  les  fois  que  h  est  petit  par  rapport  à  H,  où  â 

sensiblement  Z  =  /'=  -  L,  c'est-à-dire  que  le  point  de  partage  P  se  trouve 

vers  le  milieu  de  la  conduite.  Quelques  chiffres  feront  comprendre  la  loi  que 
suit  ce  rapport. 

Soit:     H  =  3fe,         H  =  2/i,         H  =  5fc,         U  =  ^h,         H=gA, 

on  a:     /=0,53L,     Z=0,56L,     /  =  0,59L,     /=0,67L,     /=0,75L, 
f=0,46L,     r=0,44L,     r=0,41L,     r=0,33L,     r=0,25L. 

Lorsque  la  perle  de  charge  11^  sur  le  point  de  partage  de  la  conduite,  est 
inconnue,  la  détermination  exacte  des  longueurs  /  et  f  exige  des  calculs 
longs  et  compliqués;  mais  on  peut  en  avoir  des  valeurs  approximatives, 
suffisantes  pour  la  pratique ,  au  moyen  de  formules  asses  simples.  Les 
équations  (37)  donnent  en  effet  : 

*=lw(''-''")=5ra('-'')(J'-«')i 

le  produit  //'  est  toujours  compris  entre  0  et  jL*,  la  première  valeur  ayant 
lieu  quand  f  est  nul,  et  la  seconde  quand  Z'  =  5,  L  on  a  donc  : 

Z-r>3L?;,   /-r<4L^;. 
En  prenant  une  de  ces  deux  valeurs ,  l'erreur  est  nécessairement  plus 
petite  que  L-,,  et  à  moins  que  V  ne  soit  très-petit,  la  seconde  est  beaucoup 
plus  exacte  que  la  première.  En  adoptant,  par  exemple,  pour  le  rapport 
"les  chiffres  précédents,  on  trouverait  pour  les  valeurs  extrêmes,  H=3  fe, 

H = gft,  /  —  r  =  3,99  L  ~,  Z— r=  3,69  L  ^.  En  appelant  donc  m  un  coef- 
ficient toujours  compris  entre  3  et  4,  S  et  S' les  dépenses  Iq  et  Iq  des 
deux  réservoirs,  il  vient  : 

/=ÎL(l  +  m^;),    r=lL(l-mp, 

S  =  i«+lQ  »  =>  —2^       2Q  ' 
d'où:  S'=S'«+mRV 
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Cette  équalioD  démontre  qu*à  partir  de  la  valeur  S*  =  3R%  qui  donne 
S'=  0,  S' croît  rapidement  avec  Q,  tandis  que  S  reste  constant  ;  on  a  en  effet  : 

V        ^mR«' 

on  tire  la  même  conclusion  de  la  différentielle  de  S'  par  rapport  à  Q 

qui  donne  sensiblement  ds'=0,  quand  Q  =  diffère  peu  de  la  valeur  R  (/in. 
Ainsi  l'augmentation  du  débit  delà  conduite  est  presque  entièrement  fournie 
par  le  réservoir  d'extrémité  ;  peu  à  peu  le  partage  se  fait  d'une  manière 
moins  inégaie,  et  si  le  nivellement  de  la  conduite  permettait  que  la  perle 
de  charge  sur  le  milieu  de  la  conduite  fût  considérable  par  rapport  à  la 
différence  de  niveau  entre  les  deux  réservoirs,  l'augmentation  de  débit  se 
partagerait  à  peu  près  également. 

78.  Quelques  exemples  numériques  vont  faire  comprendre  le  parti 
qu'on  peut  tirer  de  ces  formules  dans  la  pratique. 

Supposons  qu'une  conduite  maîtresse  de  4,000"  de  longueur  doive  dé- 
biter dans  son  parcours  400*  (0'"''-,089  par  seconde),  puisés  à  un  réservoir 
placé  à  son  origine  et  alimenté  d'une  manière  quelconque;  que  le  niveau 
des  orifices  à  desservir  à  son  extrémité  ne  permette  qu'une  perte  de  charge 
de  8*  ;  que  la  consommation  de  ces  400**  se  fasse  de  la  manière  suivante  : 

Par  une  fontaine  monumentale  coulant  8  heures.   ...     lOO» 

Par  des  bornes  fontaines  coulant  3  heures. ......     450° 

Par  des  coaces8ioiis  particulières  coulant  42  heures.  .    .     450** 

Total 400<» 

Le  débit  maximum  de  la  conduite  serait  évidemment  : 

100^+150y  +  150  — ^=1800'>; 

ù  donc  on  voulait  satisfaire  aux  conditions  de  ce  progi*amme  sans  réser- 
voir d'extrémité^  on  aurait  pour  déterminer  le  diamètre  de  la  conduite  : 

n»—  i  tQ'L  _  4  0,0004X4000  _  ^  ^^^ 

nombre  qui,  d'après  lenS  tables,  correspond  à  D=:0",58  ou  0",59.  Imaginons 
maintenant  qu'on  ait  recours  à  un  système  avec  réservoir  d'extrémité,  il 
feudraque  le  niveau  moyen  de  ce  réservoir  soît  sensiblement  pins  élevé  que 
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les  derniers  orifices  à  desservir;  nous  le  placerons  donc  à  5""  au-dessous  du 
premier.  Supposons  que  la  disposition  des  lieux  soit  telle  qu'on  puisse  se 
permettre  une  perte  de  charge  de  15"*  sur  le  milieu  de  la  conduite,  nous 
aurons  (38) 

T>5-  ^  tQ'L  _  1  0,0004  X  4000  _  .  .  . 

ce  qui  donne,  d'après  les  tables,  une  valeur  de  D  comprise  entre  0",35  et 
0",36. 

Ainsi,  avec  un  réservoir  d'extrémité,  une  conduite  d'un  diamètre  de 
0"',36  suffit  au  même  service  que  celle  d'un  diamètre  de  0"',59  sans  réser- 
voir ;  on  réaliserait  donc  sur  la  conduite  une  économie  d'environ  23  fr,  * 
par  mètre  courant,  soit  25  fr.  avec  les  robinets  et  autres  pièces  acces- 
soires, c'est-à-dire  de  100,000  fr.  pour  toute  la  longueur.  Ajoutons  que 
la  pose  d'une  conduite  de  0",59  exigerait  peut-être  la  construction  d'une 
galerie  spéciale  ou  le  dédoublement  de  la  conduite,  ce  qui  augmenterait 
énormément  la  dépense.  Les  circonstances  locales  peuvent  être  telles,  au 
contraire,  que  la  construction  d'un  réservoir  soit  facile  et  peu  dispendieuse. 

Le  diamètre  0"*',36  donné  par  le  calcul  précédent  ne  serait  une  bonne 
solution  de  la  question,  qu'autant  qu'il  suffirait  à  l'alimentation  du  réservoir 
d'extrémité.  Il  est  donc  indispensable  de  se  rendre  compte  de  ce  qu'il  perd 
et  de  ce  qu'il  gagne,  dans  les  quatre  périodes  de  la  distribution  supposée. 

Première  période  de  trois  heures.  —  Ecoulement  simultané  des  bornes, 
de  la  fontaine  monumentale  et  des  concessions ,  dépense  de  la  conduite 
1800"*.  Le  réservoir  perd,  puisque  nous  avons  H  =  3fe,  les  0,46  de  1800*; 
mais  comme  cette  période  ne  dure  que  3  heures,  ou  1/8  de  jour,  la  perte 

est  de  0,46^°  =  103% 50. 

Deuxième  période  de  cinq  heures.  —  Ecoulement  simultané  de  la  fon- 
taine monumentale  et  des  concessions,  dépense  de  la  conduite  600"*.  Pour 
reconnaître  ce  que  fait  alors  le  réservoir,  il  faut  déterminer  la' quantité 

R=p/^-— ,  qui  est  celle  que  reçoit  le  réservoir,  quand  on  ne  perd  rien 
en  route. 

^.       /iD»       5X0,006       ^  ^^^      *    - 
yR*  =—=-^j5^=  0,000.007.5, 

'  Nous  avons  déjà  dit,  n<>  54^  que  le  prix  des  conduites  en  fonte  est  de  100  fr.  environ  par  mètre 
de  diamètre  et  par  mètre  courant. 
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nombre  qui  correspond  dans  les  tables  à  0°*^-,0548  ou  247^.  La  quantité 
que  la  conduite  peut  distribuer  sans  rien  prendre  au  réservoir  d'extrémité, 
est  la  précédente  multipliée  par  1^,  ou  ©"^'•jOOS  (427**),  nous  aurons  donc 
pour  la  perte  du  réservoir  pendant  cette  période  : 

comme  elle  n'a  lieu  que  pendant  cinq  heures,  elle  correspondà— 149**=31*. 

Troisième  période  de  quatre  heures.  —  Ecoulement  des  concessions;  la 
conduite  débite  en  route  150^.  La  quantité  portée  au  réservoir  est  donnée 
par  l'équation  : 

ou  par  la  formule  approchée  : 

P  =  R  — 0,55 0  =  0,548  —  0,067  X  0,055  =  0"%01 8, 

ce  qui  correspond  à  76°,  et  pour  quatre  heures  à  -  76''  on  à  13**. 

Quatrième  période  de  douze  heures.  —  La  conduite  ne  débitant  rien  en 
route,  porte  au  réservoir  d'extrémité  R=247°,  soit  123*  pour  douze  heures. 
En  résumé,  voici  quelle  serait  la  marche  de  la  distribution  : 


DÉBIT  DE  LA  CONDUITE 

RÉSERVOIR 

Première  période,  3  heures. . . . 

TOTAL. 

relatif 

A  SA  DURÉE. 

GAIN. 

PERTE. 

4,800« 

2250 

» 

103^80 

Deuxième  période,  5  heures.  • . 

600 

125 

)) 

31,00 

Troisième  période,  4  heures. . . 

300 

50 

130 

» 

Quatrième  période,  12  heures. . 

» 

)) 

123 

» 

» 

400» 

136» 

1340,50 

===== 

La  somme  des  gains  du  réservoir  dépassant  celle  des  pertes,  il  s'ensuit 
que  le  diamètre  O^^^Sô  de  la  conduite  est  suffisant  pour  l'alimentation  du 
réservoir  d'extrémité,  comme  il  l'est  pour  la  distribution  en  route, 

79.  Cette  concordance  des  deux  conditions  tient  au  débit  très-irré- 
gulier  de  la  conduite,  qui  s'élève,  pour  une  distribution  moyenne  de  400*, 
jusqu'à  ISOÛ""  dans  certains  moments;  ce  qui  exige  un  fort  diamètre,  qui 
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se  trouve  ensuite  suffisani  pour  Tàlîtilëntaiion.  11  H'èti  serait  JJluâ  ûltièl 
si  le  débit  maximum  s'ëcartait  moins  de  la  dépense  tnoyénne. 

Si,  par  exemple,  le  système  de  distribiition  n'eût  fconiporté  qu'Utl  écod- 
lement  régulier  de  600°  pendant  seize  heures,  ce  qui  ti'auriiit  dbniié  qtiè 
la  même  moyenne  de  400^,  le  diamètre  de  la  conduite  eût  été  déterminé 
par  réquation  (37) 

^,      i     0,000044X4000       Q^gl^ 

nombre  qui  correspond  dans  les  tables  à  D  =  0"',23. 

Ainsi,  dans  ce  nouveau  mode  de  distribution,  un  diamètre  de  0"',23  suffît 
avec  une  conduite  alimentée  par  les  deuii  extrémités;  niais  le  réi^fervoir, 
pendant  les  huit  heures  d'alimentation,  ne  recevra  que 


8 


\/h^'_  1  1/   5X(0,25)>    _.  QQ.Q_  ^ 
y      -rL-3K     0.0025  X40T0-"'"^^^-^^^ 


tandis  qu'il  dépensera  0,46  ~  600^  =  184°.  Le  diamètre  0», 23 ,  qui  suffit  à 

la  distribution,  est  donc  inadmissible.  On  pourra  déterminer  celui  qu'exige 
l'alimentation  du  réservoir  d'extrémité,  soit  par  tâtonnement,  soit  en 
égalant  l'expression  de  la  perte  à  celle  du  gain  ;  on  aurait  ainsi  : 

d'où  l'on  tirerait  : 

R=iQ(/Ï3— 1)=^2,60  =  0,0578; 

et  enfin  D'=  l!^^o,ooooo8x4000^^^^^pe^^, 

ce  qui  donne  D=0",37.  Ainsi  dans  les  conditions  de  ce  système  de  distribu- 
tion, un  diamètre  de  0°*,23  suffit  à  l'écoulement  maximum,  mais  il  en  faut 
un  de  0"",37  pour  l'alimentation  du  réservoir  d'extrémité.  SI  donc  on  s'était 
boriië  à  déterminer  le  diamètre  d'après  les  seules  iiécessitës  dé  l'écdUle- 
mèril,  bri  iaurait  commis  une  faute  grave.  Le  réservoir,  si  grand  qu'il  fût, 
supposé  plein,  se  viderait  bien  tite  et  ne  se  rëtht)lirait  pis;  et  la  fcdriduiîe 
ne  ferait  plus  un  service  contîriii  à  son  extrémité:  Avec  le  diamètre  0»,37, 
bon-seulehieht  la  dislribdiion  se  fait,  mdis  elle  se  fait  avec  dn  fexcês  de 
chargé;  \è  problème  est  donb  i-ësblu  ait  {xiitil  de  i^lië  hiaihéddâtliiy,  ttiàil 
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il  eçt  fflrt  m^]  f^so]i^  ^u  pojntde  vue  pratique  et  ratiopne|.  En  eflffi|;,sj  on 
c?|lçulg  le  (| jîjipçître  pécessaire  popr  dépenser  les  600"  (débit  maximum)  aygc 
la  charge  ^^=^5"'?  différence  (Je  niveau  entre  les  réservoirs,  qn  trouve?  : 

5 

qui  correspond  à  D  — 0^^,42.  Or.  |a  dififérence  de  dépense  entre  un  dianiètre 
de  0^,45î  et  un  de  O^^yi  serait  de  6  fr.  par  nîètre,  ce  qui  donnerait  ^4,000fr. , 
somme  qui  ne  suffirait  certainement  pas  à  la  construction  d'un  réservoir,  aux 
frais  4' entretien,  de  surveillance,  etc.,  qu'exige  un  ouvrage  de  cette  nature. 

Les  calculs  numériques  précédents  nous  paraissent  mettre  en  relief 
pnfliiepce  considérable  du  mode  de  distribution  sur  les  diamètres  des 
conduites.  L'irrégularité  de  la  dépense  d'eau  est  toujours  un  motif  d'aug- 
menter leurs  (Jiamèti^s,  cependant  nous  avons  vu  qu'ils  peuvent  être  suffi- 
sap^s  pour  le  débit  maximum  et  ne  pas  l'être  pour  d'autres  fonctions.  Il  faut 
dope  examiner  avec  soin  toutes  les  périodes  de  la  distribution  et  vérifier  si 
les  diamètres  sont  assez  grands  pour  amener  l'eau  nécessaire  aux  divers 
services  qui  leur  sont  demandés.  Nous  sommes  loin  d'avoir  épuisé  toutes  les 
combinaisons  possibles,  mais  nous  croyons  qu'il  n'y  en  a  aucune  dont  on 
ne  puisse  calculer  les  circonstances  à  l'aide  des  formules  précédentes,  soit 
(jircçtement,  soit  par  un  court  tâtonnement.  Il  ne  sera  peut-être  pas  inutile 
cependant  d'examiner  encore  quelques-unes  de  celles  qui  doivent  trouver 
une  application  plus  fréquente  dans  la  pratique. 

80.  Nous  avons  supposé  un  seul  réservoir  placé  à  l'extrémité  de  la  con- 
duite, mais  il  est  clair  qu'on  peut  en  imaginer  un  certain  nombre  échelonnés 
de  distance  en  distance.  Cette  disposition  permettra  à  la  conduite  une  dé- 
pense maximum,  d'autant  plus  considérable  que  les  réservoirs  seront  plus 
nombreux,  c'est-à-dire  qu'on  pourra,  avec  un  très-petit  diamètre,  suffire  à 
une  très-grande  dépense.  Il  restera  seulement  à  examiner  si  le  diamètre  est 
suffisant  pour  l'alimentation  de  tous  les  réservoirs.  Or,  il  sera  facile  de  s'en 
assurer  par  les  formules  précédentes  ;  en  effet,  on  pourra  toujours  décom- 
poser la  conduite  en  plusieurs  parties  alimentées  par  un  ou  deux  réservoirs, 
cas  que  nops  ayons  considérés.  Si,  par  exemple,   du  second  réservoir 

*  Nous  faisons  ici  une  hypothèse  défavorable  à  ce  système,  car  les  orifices  au  niveau  du  trop- 
plein  du  réservoir  d'extrémité  ne  seraient  servis  que  quelques  heures.  Nous  devrions  donc  faire, 
dans  le  calcul  du^diamèlre  de  la  conduite  sans  réservoir  d'extrémité,  /i<5",  ce  qui  conduirait  à  un 
diamètre  plus  petit  que  0'>',42. 
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F6  (fig.  32)^  partait  une  conduite  GZ,  il  est  clair  qu'il  faudrait  que  le  ré- 
servoir FG  fût  alimenté  de  manière  à  fournir  au  débit  de  cette  conduite. 
81.  Il  arrive  souvent  que  pour  assurer  le  service  de  la  distribution,  on 
partage  les  eaux  en  deux  conduites  égales  suivant  des  directions  à  peu  près 
parallèles.  Si  un  accident  survient  à  une  des  conduites,  l'autre,  à  l'aide  de 
robinets  d'arrêt,  fait  un  demi-service  qui  suffit  aux  besoins  les  plus  essen- 
tiels. Nous  avons  déjà  fait  remarquer  que  cette  disposition  entraînait  une 
assez  forte  augmentation  de  dépense,  dans  le  rapport  de  1  à  1,53;  mais 
cette  proportion  n'est  exacte  qu'autant  que  la  seconde  conduite  ne  fait  pas 
de  distribution  dans  son  parcours;  si  elle  en  fait,  on  doit  tenir  compte  de 
l'économie  de  la  dépense  du  petit  tuyau  qui  remplace  la  seconde  conduite 
maîtresse.  Par  exemple,  s'il  s'agissait  du  système  de  distribution  pour  le- 
quel nous  avons  trouvé  que  le  diamètre  de  la  conduite  maîtresse  devait 
être  de  0",59  sans  réservoir  d'extrémité,  et  de  0"',36  avec  réservoir  d'ex- 
trémité, il  faudrait,  dans  le  système  de  double  conduite,  que  le  débit  de  la 
conduite  principale  BCF  (fig.  33),  ajouté  à  celui  de  la  conduite  secondaire 
BDF,  fût  le  même  que  celui  de  la  conduite  unique.  Si  l'on  suppose  les  deux 
conduites  peu  distantes,  de  manière  qu'au  moyen  des  tuyaux  transversaux 
l'égalité  de  charge  se  maintienne  dans  l'une  et  dans  l'autre,  on  pourra  don- 
ner à  l'une  d'elles  un  diamètre  quelconque,  pourvu  qu'il  soit  supérieur 
au  minimum  nécessaire  à  son  service  spécial.  La  seule  condition  à  sa- 
tisfaire sera,  pour  le  premier  système  : 

/D^+Krf^=K(0,59/=0,267; 
pour  le  second  système  : 

VÛ'+\^'=  ^^(ô;367=0,078. 

Si  nous  faisons  cT =0,15,  nous  aurons  J^cr''  =  0,008,  et  par  conséquent 

pour  le  premier  système  1^0^=  0,259,  qui  donne  D  >  0,58.  Ainsi  ce  tuyau 
supplémentaire  de  0,15  ne  permettrait  pas  de  diminuer  le  diamètre  de  la 

grosse  conduite  de  O^jOl.  Pour  le  second  système  on  aurait  :  KD'*=0,070, 
D'<0,36,  D'>0,35;  la  diminution  du  diamètre  ne  serait  pas  d'un  centi- 
mètre. En  appelant  toujours  ^  la  dépense  du  tuyau  de  1"  de  diamètre,  celle 
de  l'établissement  de  la  conduite  serait  : 
dans  le  premier  système  :     ^xL  (0,58 +0, 1 5) =0,73  /xL, 
dans  le  second  système  :    [jL  (0,36+0,15)  =0,51  pL. 
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Si  nous  portons  le  diamètre  de  la  seconde  conduite  à  0''^209  nous  aurons 

/5^=  0,018,  et  nous  en  déduirons  : 

^^•=0,259,  D=  0,57, /D^=  0,065,  D'=0,34, 
et  les  dépenses  deviendront  : 

dans  le  premier  système  :     [xL  (0,574-  0,20)  =  0,77  /zL, 
dans  le  second  système  :     fJL  (0,34 +  0,20)  =  0,54 /xL. 

Enfin  si,  dans  les  deux  systèmes,  on  avait  deux  conduites  égales,  elles 
devraient  être  de  0°',45  de  diamètre  dans  le  premier,  et  de  0",28  dans  le 
second,  de  sorte  que  la  dépense  deviendrait  : 

pour  le  premier  système  :  0,90  fxL, 

pour  le  second  système  :  0,56  pL. 

Réunissons  ceschififres  pour  les  comparer  plus  facilement,  et  ne  perdons  pas 
de  vue  l'hypothèse  qui  leur  sert  de  base.  Il  s'agit  d'une  distribution  qui 
exige  deux  conduites  parallèles,  la  plus  petite  doit  être  au  moins  de  0*,15 
de  diamètre,  et  la  plus  forte,  de  0",58  sans  réservoir  d'extrémité,  et  de  0",36 
avec  réservoir.  Nous  supposons  que  la  dépense  du  réservoir  est  A, 


Premier  système,  sans  réservoir 

Deuxième  système,  avec  réservoir 

1 

<r-o,i5 

d'-o,ao 

d'-D 

0,73  fiL 
0,51  pL+A 

0,77f.L 
0,54îiL-f-A 

0,90t.L 
0,56  (xL+A 

Ces  chiffres  démontrent  que  dans  les  deux  systèmes  l'économie  est  d'au- 
tant plus  grande  que  la  seconde  conduite  est  d'un  plus  petit  diamètre;  ce- 
pendant pour  le  second  système,  celui  du  réservoir  d'extrémité,  l'économie 
est  très-peu  importante,  et  il  est  hors  de  doute  que  dans  la  plupart  des  cas, 
ce  qu'il  y  aurait  de  mieux  à  faire,  serait  de  prendre  des  diamètres  égaux.  11 
résulte  de  là  que  le  système  des  réservoirs,  en  permettant  de  réduire  les  dia- 
mètres des  conduites  maîtresses,  permet  aussi  d'en  doubler  le  nombre  et 
de  rendre  ainsi  la  distribution  plus  sûre.  En  général  le  dédoublement  d'une 
conduite  est  d'autant  plus  dispendieux  que  son  diamètre  est  plus  considéra- 
ble. Nous  devons  faire  remarquer  d'un  autre  côté,  en  faveur  du  premier  sys- 
tème sans  réservoir,  qu'il  présente  cet  avantage  de  pouvoir  dépenser  1 .800^ 
d'une  manière  continue,  pourvu  qu'il  soit  suffisamment  alimenté,  tandis 
que  le  débit  du  système  avec  réservoir  est  essentiellement  limité.  On  pourra 
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bien,  up  jour  donné,  avpjf  un  écou|epaent;  de  1 .800'  pendpnt  quatre  hQures, 
mais  à  la  condition  de  n'en  avoir  qu'un  de  deux  heures  le  lendepiain,  poqr 
réparer  la  perte  anomale  du  réservoir,  quelle  que  soit  d'ailleurs  la  quan- 
tité d'eau  dont  on  puisse  disposer.  On  ne  pourrait  pas  davantage  augmenter 
les  écoulements  dans  d'autres  périodes  de  la  distribution,  parce  que  ces 
écoulements  augmenteraient  les  pertes  ou  diminueraient  l'alimentation  du 
second  réservoir.  Ainsi  les  avantages  économiques  et  autres  qui  résultent 
de  l'établissement  de  ce  réservoir  sont  compensés  par  la  limitation  du  dé- 
l)it,  ce  système  ne  peut  fonctionner  que  dans  les  conditions  ou  il  a  été  éta- 
bli. Ajoutons  encore  que  dans  le  système  de  conduite  sans  yéservqir  d'ex- 
trémité, la  charge  sur  presque  tout  le  parcours  de  la  conduite  est  bien  plus 
considérable,  de  sorte  qu'on  peut  y  desservir  des  orifices  plus  élevés,  ou 
avoir  en  cas  de  besoin  des  écoulements  très-puissants.  Le  chiffre  de  la 
dépense  n'est  donc  pas  la  seule  considération  qui  doive  influer  sur  le  choix 
des  systèmes,  il  faut  avoir  égard  à  une  foule  d'e  considérations  accessoires 
qui  ont  plus  ou  moins  de  valeur  suivant  les  circonstances  locales.  Il  est  im- 
possible de  les  énumérer  toutes,  parce  qu'elles  varient  à  Tinfini.  Ce  n'est 
qu'en  en  faisant  une  étude  complète,  ainsi  que  des  besoins  présents  et  fu- 
turs, qu'on  peut  se  déterminer  dans  le  choix  du  mode  de  distribution. Nous 
reviendrons  plus  tard  sur  ce  sujet. 

82.  Pour  simplifier  les  calculs  nous  avons  supposé  constant  le  niveau 
du  réservoir  d'extrémité;  maison  réalité  il  varie  entre  certaines  limites, 
de  sorte  que  les  quantités  qui  en  sortent  ou  y  sont  apportées  sont  plus  ou 
moins  considérables  que  celles  données  par  les  formules. 

Quoi  qu'il  en  soit,  quand  la  distribution  se  fait  d'une  manière  normale, 
il  faut  toujours  que  dans  les  vingt-quatre  heures  la  somme  des  abaisse- 
ments soit  égale  à  la  somme  des  relèvements.  Supposons  qu'il  s'agisse  du 
premier  exemple  dans  lequel  le  réservoir  perd  et  reçoit  136**  (2,600")  par 
jour,  la  surface  de  l'eau  pourra  varier  de  2""  si  la  surface  du  réservoir  est 
de  1,300"^,  de  4°*  si  elle  était  de  68°  (650°);  c'est  là  un  mouvement  néces- 
saire au  service  de  la  distribution,  qu'on  ne  pourrait  contrarier  par  des 
manœuvres  de  vannes  qu'aux  dépens  de  la  distribution  elle-même.  Après 
avoir  déterminé  la  surface  du  réservoir  d'après  le  terrain  dont  on  peut 
disposer,  on  connaîtra  donc  l'amplitude  de  l'oscillation,  et  on  pourra,  au 
besoin,  corriger  les  formules  précédentes.  Mais  nous  ferons  observer  que 
si  l'on  a  calculé  la  valeur  de  h  d'après  le  niveau  du  trop-plein  du  réservoir. 
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on  a  fait  Thypothèse  la  plus  défavorable  pour  le  diamètre  de  la  conduite; 
car,  d'une  part,  on  a  exagéré  le  chififre  de  la  perte  du  réservoir  et  atténué 
celui  du  gain.  Comme,  dans  la  pratique,  il  convient  toujours  d'augmenter 
les  dimensions  des  diamètres  donnés  par  les  formules,  on  est  presque 
toujours  dispensé  de  faire  cette  corrècliori. 

La  seule  conséquence  à  laquelle  on  devra  avoir  égard,  c'est  à  la  variation 
de  la  ligne  de  chargé:  En  eflFet,  de  rabaissement  du  riiveàu  du  réservoir 
d'extrémité  (fig.  32)  d'une  quantité  FF,  résulte  uiie  ligne  de  charge  BMT' 
sensiblement  plus  basse  que  6MF;  il  pourrait  donc  se  faire  qu'un  certain 
nombre  d'oritices  ne  fût  pas  servi.  Pour  éviter  cet  inconvénient,  il  suf- 
fira de  prendre  pour  h  le  niveau  inférieur  de  l'oscillation,  lorsqu'il  s'agira 
de  déterminer  la  ligne  de  charge  d'après  les  orifices  de  sujétion,  et  ensuite 
le  niveau  supérieur,  quand  il  s'agira  de  calculer  le  diamètre  de  la  conduite, 
le  gain  et  la  perle  du  réservoir. 

Les  exemples  numériques  auxquels  nous  avons  appliqué  les  formules 
de  ce  chapitre  mettent  en  évidence  l'influence  considérable  du  mode  de 
distribution  des  eaux  sur  le  diamètre  des  conduites,  et  par  conséquent  sur 
les  dépenses  de  leur  établissement.  Pour  une  même  quantité  d'eau  de  400^ 
ou  800"**^-  par  jour,  qui  n'exigera  que  des  machines  de  même  force,  con- 
sommant la  même  quantité  de  charbon,  il  faudra  des  conduites  d'un  dia- 
mètre très-différent.  L'aménagement  des  eaux  a  donc  une  trés-grandc 
importance.  Si,  dans  l'exemple  numérique  du  n**  78,  au  lieu  de  faire 
couler  les  bornes-fontaines  simultanément  pendant  trois  heures,  on  les 
échelonnait  en  quatre  groupes  coulant  successivement,  le  débit  maximiim 
se  réduirait  à  900^;  si  la  fontaine  monumentale,  au  lieu  de  couler  hiiil 
heures,  dépensait  la  même  quantité  d'eau  en  douze  heures,  la  distribuliôn 
maximum  se  réduirait  à  800"*,  etc.  Le  maximum  d*économie  est  donné  par 
l'étoùlement  le  plus  régulier. 

Au  lieu  de  deux  conduites  parallèles,  on  peut  supposer  qu'on  en  ait 
trois  ou  un  plus  grand  nombre;  au  lieu  de  les  supposer  rapprochées,  on 
pebt  les  supposer  plus  bu  moins  écartées,  de  manière  qu'on  soit  obligé  de 
donner  un  diamètre  assez  fort  aux  conduites  transversales;  toutes  ces  com- 
binaisons et  toutes  celles  à  l'infini  qu'on  pourrait  imaginer  peuvent  être 
calculées  parles  formules  précédentes,  soit  directement,  soit  par  tâtonne- 
ment. Nous  croyoïls  donc  inutile  de  nous  étendre  davantage  sur  un  sujet 
que  nous  ne  pourrions  épuiser.  (Voir  le  ti®  54;) 
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CHAPITRE  Vin. 


DE  LA  RÉSISTANCE  QUE  DOIVENT  PRÉSENTER  LES  CONDUITES  FORCÉES  EN  GÉNÉRAL , 
ET  PARTICULIÈREMENT  LES  TUYAUX. 


83.  Les  conduites  forcées  ont  à  résister  à  plusieurs  forces  qui  tendent 
à  les  déformer,  les  briser  ou  même  les  déplacer.  Pour  calculer  les  formes 
ou  les  dimensions  les  plus  avantageuses  à  leur  donner,  il  faudrait  con- 
naître la  nature  et  les  intensités  de  ces  forces;  malheureusement  on  manque* 
de  données  précises  à  cet  égard,  de  sorte  que,  comme  on  va  le  voir,  on  se 
sert  de  formules  empiriques  qui  ne  peuvent  guère  inspirer  de  confiance, 
toutes  les  fois  qu'on  a  besoin  de  sortir  des  limites  où  elles  ont  été  appli- 
quées. Cependant  ces  formules  s'appuient  par  certains  points  sur  la  théo- 
rie, et  il  n'est  peut-être  pas  impossible  de  les  en  rapprocher  davantage. 
C'est  ce  que  nous  allons  essayer  de  faire  en  les  reproduisant. 

De  toutes  les  forces  qui  agissent  sur  une  conduite  forcée,  la  plus  facile 
à  calculer,  c'est  la  pression  normale  à  la  paroi  et  la  tension  qu'elle  produit 
suivant  la  tangente  de  la  courbe  de  section.  Le  mouvement  de  l'eau  pro- 
duisant une  perte  de  charge  dans  les  conduites,  la  pression  n'y  est  jamais 
plus  forte  que  lorsque  l'eau  est  en  repos,  c'est-à-dire  qu'on  peut  toujours 
la  mesurer  au  moyen  de  la  hauteur  du  réservoir. 

Soient  (fig.  34)  P  la  pression  sur  la  paroi  de  la  conduite  rapportée  à 
l'unité  de  surface  :  pour  l'eau  on  aura  P=1000H; 
on  suppose  cette  pression  constante  dans  tout  le  péri- 
mètre de  la  conduite; 

D  un  diamètre  divisant  la  conduite  en  deux  parties  telles 
que  les  tangentes  aux  extrémités  soient  parallèles; 

d'épaisseur  de  la  paroi. 

T  la  tension  de  la  paroi  rapportée  à  l'unité  de  surface; 

/  =  2eT  la  tension  de  la  paroi  dans  la  section  faite  par 
le  diamètre  D  ; 
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!  La  force  qui  tendra  à  séparer  la  conduite  suivant  le  diamètre  D  sera 

PD  ;  on  aura  donc  : 

^=PD; 

mais  il  ne  faudrait  pas  en  conclure  que  la  tension  maximum  par  unité  de 

PD 

surface  dans  l'épaisseur  de  la  paroi  est  — ;  cela  ne  serait  vrai  qu'autant 

que  la  section  aurait  la  forme  de  la  courbe  d'équilibre,  c'est-à-dire  que 
son  rayon  de  courbure  serait  réciproque  à  la  pression  ;  et  alors  la  tension 
serait  constante,  non-seulement  en  chaque  point  de  l'épaisseur,  mais  en 
chaque  point  du  périmètre.  La  pression  P  étant  constante ,  la  section 
d'équilibre  doit  avoir  un  rayon  de  courbure  constant  ;  c'est  donc  un  cercle  : 
dansée  cas  seulement  la  tension  est  constante  dans  toute  l'épaisseur  de 
la  conduite.  Lorsque  cette  condition  n'est  pas  remplie,  il  y  a  tendance 
à  la  déformation,  les  fibres  intérieures  sont  plus  ou  moins  tendues  que  les 
fibres  extérieures. 

Supposons,  par  exemple,  que  le  tuyau  soit  un  rectangle  (fig.  35) ,  dont 
les  côtés  sont  a  et  &,  la  tension  dans  une  section  perpendiculaire  à  la  largeur 
AB  serait  T=iP;  mais,  de  plus,  la  paroi  ÂB  aurait  à  résister  à  des  efforts 
perpendiculaires  à  sa  direction,  répartis  uniformément  sur  toute  sa  lon- 
gueur; efforts  qui,  considérés  isolément,  produiraient  sur  la  pièce  AB 
le  même  effet  que  si  elle  reposait  en  A  et  en  B.  La  tension  6P  suivant  AB, 
s'ajoutera  à  la  tension  et  diminuera  la  compression  produites  par  l'effort 
perpendiculaire  aP,  et  la  paroi  résistera,  si  le  maximum  de  tension  ne  dé- 
passe pas  celui  qui  produit  la  rupture.  Ainsi,  dans  le  cas  où  l'eau  serait  forcée 
entre  des  parois  rectilignes,  comme  cela  arrive,  sinon  pour  les  tuyaux, 
mais  pour  les  robinets  vannes  ou  les  boites  à  clapet,  il  faudrait  bien  se 
garder  de  calculer  l'épaisseur  de  leurs  parois  par  la  formule  précédente, 
qui  ne  donne  que  la  tension  moyenne,  et  non  pas  la  tension  maximum. 

84.  On  voit,  d'après  ce  que  nous  venons  de  dire,  combien  la  maçon- 
nerie est  en  général  peu  propre  à  former  la  paroi  des  conduites  forcées, 
puisque  les  efforts  qu'elle  aurait  à  supporter  tendraient  à  séparer  les  joints. 
Toute  la  résistance  viendrait  de  la  cohésion  des  mortiers  et  de  la  pression 
extérieure  des  terrains,  deux  forces  trop  irrégulières  pour  qu'on  puisse 
y  compter.  Cependant  si  la  pression  devait  être  très-faible,  on  pourrait 
avoir  quelque  succès  en  entourant  la  maçonnerie  d'un  massif  de  béton. 
Mais,  en  général,  on  doit  reconnaitre  qu'elle  serait  toujours  là  dans  de 
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mauvaises  conditions.  Sa  propriété  spéciale,  sa  destination  dans  les  travaux 
publics,  est  de  résister  à  la  pression  et  non  à  Textension.  Nous  verrons 
tout  à  l'heure  que  son  défaut  d'élasticité  est  encore  un  motif  de  repousser 
son  emploi  dans  les  conduites  forcées. 

Les  métaux,  au  contraire,  résistent  en  général  très-bien  à  l'extension, 
et  quoique  leur  valeur  soit  beaucoup  plus  considérable,  à  égalité  de  poids 
ou  de  volume,  ils  paraissent  destinés  à  être  employés  presque  exclusive- 
ment pour  cet  usage.  Cependant  on  verra  plus  loin  qu'on  s'est  servi  avec 
quelque  succès  des  tuyaux  de  poterie;  on  a  essayé  le  verre;  en  général, 
on  peut  se  servir  avec  avantage  de  tout  ce  qui  peut  former  une  courue 
fermée  sans  joint  ou  avec  un  joint  solide.  Quelle  que  soit  la  matièlre  adop- 
tée, en  dehors  des  considérations  théoriques  que  nous  venons  d^exposer, 
il  est  évident  qu'une  foule  de  convenances  conduisent  à  donner  à  la  sec- 
tion une  forme  circulaire.  Dans  ce  cas,  on  aura  évidemment  : 

cette  tension  ne  devra  pas  dépasser  une  certaine  quantité  R',  variable 
suivant  la  nature  de  la  paroi.  De  sorte  qu'on  aura  : 

_DP 
^  — 2R'- 

Pour  la  fonte,  par  exemple,  qui  rompt  sous  une  charge  de  K= 1 2.000.000'' , 
on  fait  ordinairement  R'  =  jR= 3.000.000,  ce  qui  donne,  en  mettant 
pour  P  sa  valeur  lOOOH; 

Telle  est  la  valeur  de  R'  admise  pour  la  fonte  dans  le  service  municipal 
de  la  ville  de  Paris.  Mais  il  est  facile  de  voir  que  cette  formule  donnerait 
de»  valeurs  de  e  inacceptables  pour  la  pratique.  Posons  cti  effet  H =20*, 
ce  qui  est  la  pression  maximum  des  tuyaux  d'Ourcq  à  Paris,  et  nous  aurons  : 
pouf  D=0*,10  e=0"*,00032, 

pôuî*  D=Ô"*,20  e=0"*,00064, 

pour  D=:0%30  ^  =  0",00096; 

c'est-à-dire  que  le  tuyau  de  0",30  ne  devrait  guère  avoir  que  0",001  d'é- 
paisseur; pour  la  tôle,  les  épaisseurs  ne  seraient  guère  que  le  quart  des 
précédentes,  puisqu'on  expose  souvent  le  fer  à  des  tensions  de  12000000^. 
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On  a  donc  reconnu  la  nécessité  de  substituer  à  la  pression  réelle  donnée 
par  la  hauteur  du  réservoir  au-dessus  du  point  le  plus  bas  des  conduites, 
une  pression  beaucoup  plus  considérable.  Ainsi,  à  Paris,  on  a  fait  H=100'^ 
au  lieu  de  20"  :  nous  n'avons  trouvé  nulle  part  la  justification  de  ce  chiffre. 
On  s'est  borné  à  dire  que  c'est  pour  tenir  compte  de  l'excès  de  tension 
produit  par  les  coups  de  bélier  qui  résultent  de  la  fermeture  brusque  des 
robinets.  Nous  allons  essayer  de  soumettre  au  calcul  Feffort  qu'ont  à  sup- 
porter les  conduites  par  suite  de  cette  circonstance.  Ici  ce  n'est  plus  une 
pression  statique,  c'est  un  choc  produit  par  la  masse  d'eau  en  mouvement, 
dont  l'effet  ne  peut  être  détruit  que  par  l'extension  de  la  conduite. 

8S.  Pour  nous  rendre  compte  des  effets  de  ce  choc,  considérons  une 
masse  m,  animée  d'une  vitesse  v  et  venant  frapper  contre  uq  corps  éla»-' 
tique  qui  a  la  propriété  de  fléchir  de  quantités  proportionnelles  aux  pres- 
sions qu'il  supporte. 

Soient  :  /  la  longueur  de  ce  corps; 

e  la  surface  pleine  de  sa  section  ; 

X  la  quantité  dont  le  corps  se  raccourcit  par  suite  du  choe; 

E  la  pression  statique  nécessaire  pour  doubler  la  longueur  d'un 

prisme  dont  la  section  est  l'unité  de  surface  :  ^  sera  la 

flexion  correspondante  à  l'unité  de  poids  pour  le  corps  con- 
sidéré; 

60  la  pression  initiale  à  laquelle  le  corps  était  soumis  avant  le 
choc  ; 

6  la  pression  correspondante  à  la  flexion  x; 

p  le  poids  de  la  masse  m; 

h=—  la  hauteur  due  à  sa  vitesse. 
Le  travail  du  ressort,  depuis  la  pression  e©  jusqu'à  la  pression  S,  sera 
|-~-^jap;  mais  puisque  pour  1  kil.  le  corps  fléchit  de  ^,  pour  (0— flo)  il 

fléchit  de  (ô^^e.)-^.  On  a  donc  : 


d'où  e^l/^^^^i 
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la  tension  par  mètre  T  sera  donc  j, 


ou 


m_|    /2Ep^        6o| 


Si  nous  appliquons  cette  formule  au  tuyau  qui  reçoit  le  choc  de  Teau 
en  mouvement  dans  son  intérieur  et  arrêtée  brusquement,  nous  aurons  : 

4AAnk^I>"     ,        Ti     ^       DP       1000HD 

et  l'équation  précédente  deviendra  : 


la  tension  T  pour  chaque  métal  ne  devant  pas  dépasser  une  certaine  quan- 
tité R',  on  aura  pour  la  valeur  de  e 


,=<-l|/îr^V,-|*j. 


Comme  il  s'agit  de  déterminer  une  épaisseur  pour  la  pratique,  et  qu'il 
n'y  a  aucun  inconvénient  à  avoir  un  résultat  plus  fort,  on  peut  simplifier 
cette  formule  en  remarquant  qu'on  a  toujours  : 


«+,-|*>l/»'+(a^»)"; 

a  Tient  alors  :  e=l^JH+|A}. 

E 

Le  terme  ^,  h  exprime  la  hauteur  de  la  charge  à  ajouter  à  la  pression 

ordinaire  pour  tenir  compte  du  coup  de  bélier.  Cette  quantité,  qui  varie 
suivant  la  nature  de  la  paroi,  est  d'autant  plus  grande  que  celle-ci  est 
moins  élastique  et  moins  résistante;  ainsi,  pour  de  la  maçonnerie,  pour  de 
la  poterie,  elle  serait  plus  grande  que  pour  des  métaux.  Pour  ceux-ci,  les 
quantités  E  et  R'  augmentent  et  diminuent  en  même  temps,  ce  qui  tend  à 

donner  au  rapport  —  une  valeur  constante.  Quant  à  la  valeur  de  fe,  hau- 
teur due  à  la  vitesse  de  l'eau  dans  le  tuyau,  au  moment  où  elle  est  arrêtée 
brusquement,  nous  ferons  observer  qu'il  ne  peut  y  avoir  d'arrêt  brusque 
que  dans  les  petits  tuyaux  dont  les  robinets  se  ferment  à  la  main;  que 
pour  les  tuyaux  d'un  fort  diamètre  les  arrêts  sont  nécessairement  plus 
lents,  parce  que  leurs  robinets  se  manœuvrent  à  l'aide  de  vis.  C'est  donc 
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faire  une  supposition  assez  large  pour  ces  derniers  tuyaux  que  de  suppo- 
ser au  moment  de  la  fermeture  î;= 0,65,  et,  par  conséquent,  fc  =  0,02. 
La  formule  deviendrait  alors  : 

En  appliquant  cette  formule  à  de  la  fonte,  on  aurait  : 
E=  12.000.000.000,  R'  =  3.000.000. 
e=0,000.16D(H+80»); 

c'est-à-dire  que  la  pression  due  au  coup  de  bélier  équivaudrait  à  celle  qui 
serait  due  à  une  hauteur  de  80"".  De  cette  formule,  on  peut  tirer  plusieurs 
conséquences,  c'est  que  dans  les  distributions  ordinaires  où  H  n'est  pas 
très-considérable,  la  pression  maximum,  c'est-à-dire  celle  qui  détermine 
la  résistance  du  tuyau,  est  sensiblement  la  même,  et  qu'il  n'y  a  pas  lieu, 
par  conséquent,  de  changer  l'épaisseur  des  tuyaux,  soit  dans  des  distribu- 
lions  différentes,  soit  d'après  leur  position  dans  la  distribution  ;  que  dans 
les  distributions  exceptionnelles,  c'est-à-dire  où  la  quantité  H  dépasse  50 
ou  60*",  cette  épaisseur  ne  sera  guère  plus  considérable  que  dans  les  autres. 
Ces  conséquences  sont  encore  confirmées  par  la  nécessité  où  l'on  se  trouve 
dans  la  pratique  d'ajouter  un  terme  constant  à  la  formule  précédente.  En 
effet,  elle  ne  donne  encore  que  des  épaisseurs  beaucoup  trop  faibles.  Ainsi 
en  faisant  H  =  20"  dans  la  formule  précédente,  on  aurait  : 

pourD  =  0"',10,  e=0°,0016, 

D=0»,20,  e=0~,0032, 

D  =  0»,30,  6=0»,0048, 

épaisseurs  évidemment  insuffisantes. 

86.  On  s'est  donc  déterminé  à  ajouter  à  la  formule  un  terme  constant, 
et  celle  dont  on  se  sert  aujourd'hui  à  Paris  pour  la  fonte  est  : 

6  =  0,008-fO,016D.  (39) 

M.  Genieys  se  servait  autrefois  de  la  suivante  : 

^  =  0,010 -t-0,007D. 
M.  Daubuisson,  pour  les  fontaines  de  Toulouse,  a  employé  la  formule 

e  =  0,010-4- 0,015  D. 
Pour  les  distributions  d'eau  qui  ne  comportent  que  de  petits  diamètres. 
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toutes  ces  formules  donnent  des  résultats  peu  différents,  attendu  que  le 
terme  variable  disparaît  pour  ainsi  dire  devant  le  terme  constant.  Mais  si 
l'on  devait  employer  des  tuyaux  d'un  plus  fort  diamètre,  on  aurait  tort  de 
se  laisser  guider  aveuglement  par  ces  formules  ou  par  les  chiffres  que 
nous  donnerons  dans  le  tableau  des  renseignements  pratiques.  Qu'on  nous 
permette  d'exposer  à  ce  sujet  quelques  considérations  dont  on  pèsera 
l'importance  en  cas  de  besoin. 

Lorsque  les  conduites  doivent  être  moulées,  il  est  très-difficile  de  leur 
donner  une  épaisseur  uniforme  ;  pour  la  fonte,  le  noyau  du  moule  se  dé- 
place très-souvent,  ce  qui  diminue  Tépaisseur  d'un  côté  en  ajoutant  une 
épaisseur  inutile  de  l'autre.  C'est  un  premier  motif  d'ajouter  un  terme  con- 
stant à  la  formule.  En  voici  un  second  :  quoique  la  fonte  ne  s'oxyde  pas  fa- 
cilement, cependant  il  est  certain  qu'elle  est  attaquée  à  l'intérieur  par  les 
dépôts  salins  qui  s'y  forment,  et  plus  fortement  à  l'extérieur  par  les  eaux 
qui  s'infiltrent  à  travers  le  sol.  Lorsqu'on  relève  d'anciennes  conduites,  on 
trouve  presque  toujours  la  paroi  extérieure  enveloppée  d'une  couche  de 
terre,  sable  ou  pierre,  qui  s  y  est  agglutinée  à  l'aide  de  l'oxyde  de  fer  ;  il 
faut  donc  compter  nécessairement  sur  une  perte  d'épaisseur  par  suite  de 
l'oxydation  de  la  paroi.  Enfin,  une  des  causes  les  plus  fréquentes  et  peut- 
être  la  plus  puissante  de  la  rupture  des  conduites,  est  le  tassement  du  sol, 
tassement  provoqué  presque  toujours  par  des  fuites  de  joint  ;  lorsque  le 
sol  sur  lequel  une  conduite  est  posée  vient  à  s'abaisser,  elle  ne  peut  suivre 
ce  mouvement  d'une  manière  assez  complète,  et  se  trouve  alors  porter  les 
terres  qui  sont  au-dessus  d'elle,  et  qui  n'adhèrent  que  peu  à  la  paroi  de 
la  tranchée.  Dans  ces  circonstances  le  passage  d'une  lourde  voiture  peut 
amener  une  rupture.  Considérée  à  ce  point  de  vue  la  résistance  des  con- 
duites pourrait  être  assimilée  à  celle  d'un  tuyau  uniformément  chargé, 
dont  le  moment  de  rupture  est  proportionnel  à  l'épaisseur  de  sa  paroi  et 
au  carré  de  son  diamètre.  Par  conséquent,  les  tuyaux  de  fort  diamètre 
seraient  bien  plus  propres  que  les  autres  à  résister  à  ces  sortes  d'acci- 
dents, puisque  la  force  qui  tendrait  à  les  rompre  serait  à  peu  près  la 
même,  tandis  que  leur  résistance  croîtrait  rapidement  avec  le  diamètre. 
Si  donc  on  avait  suivi  la  loi  donnée  par  la  seule  considération  de  la 
pression  extérieure,  on  serait  arrivé,  pour  les  petits  tuyaux,  à  des  dimen- 
sions complètement  inadmissibles.  Cela  est  si  vrai  que  l'usage  est  de  donner 
aux  conduites  de  gaz,  dont  la  pression  intérieure  peut  être  considérée 
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comme  nulle,  une  épaisseur  à  peu  près  égale  à  celle  des  conduites  d'eau. 

87.  Nous  pensons  donc  que  les  formules  dont  on  s'est  servi  jusqu'à 
présent  pour  déterminer  l'épaisseur  des  tuyaux  de  fonte,  ne  doivent  être 
considérées  que  comme  des  formules  empiriques,  dont  l'usage  ne  peut 
être  étendu  au  delà  des  limites  où  on  les  applique  ordinairement.  Si,  par 
quelque  enduit  ou  procédé  chimique,  on  parvenait  à  préserver  la  fonie 
de  l'oxydation,  si  l'on  perfectionnait  le  moulage  de  manière  à  régulariser 
l'épaisseur  delà  paroi,  le  terme  constant  introduit  dans  ces  formules,  et 
qui,  comme  nous  l'avons  dit,  joue  le  principal  rôle  dans  les  tuyaux  ordi- 
naires, pourrait  beaucoup  diminuer.  C'est  un  résultat  auquel  on  est  déjà 
parvenu  en  coulant  les  tuyaux  verticalement,  au  lieu  de  les  couler  hori- 
zontalement, comme  on  le  faisait  autrefois;  peut-être  même  que  la  for- 
mule (39)  n'est  pas  assez  hardie,  car  des  fondeurs  nous  ont  proposé  de 
réduire  les  épaisseurs  de  1/5°"%  en  soumettant  les  tuyaux  à  une  épreuve 
de  15  atmosphères,  au  lieu  de  10,  comme  le  demandait  le  cahier  des 
charges,  pourvu  qu'on  leur  accordât  le  même  prix  par  mètre  courant. 
Nous  avons  regretté  que  les  formes  administratives  ne  nous  permissent  pas 
d'accepter  cette  offre,  parce  que  nous  sommes  convaincu  qu'une  fois 
le  perfectionnement  de  fabrication  réalisé  et  vulgarisé,  la  réduction  de 
prix  au  bénéfice  du  public  serait  arrivée.  Ce  n'est,  au  reste,  qu'un  retard 
que  la  concurrence  ne  manquera  pas  d'abréger. 

88.  Quoi  qu'il  en  soit,  l'ingénieur  chargé  de  projeter  des  tuyaux  de 
conduite  pour  des  pressions  extraordinaires  et  d'un  diamètre  exceptionnel 
n'a,  pour  ainsi  dire,  plus  de  guide  pour  en  déterminer  l'épaisseur  ;  et,  en 
attendant  que  l'expérience  puisse  l'éclairer,  nous  croyons  qu'il  devrait  se 
servir  de  la  formule  suivante  : 

e  =  0,008  +  0,000.16D(80-!-H),  (40) 

qui  peut  se  mettre  sous  la  forme  : 

e  =  0,008+ 0,000.16  DH+0,0128D. 

Le  terme  constant  0,008  résulte  des  imperfections  du  moulage  et 
d'autres  circonstances  accidentelles  énumérées  plus  haut;  le  terme 
0,0001 6  DH  représente  l'épaisseur  indispensable  qui  résulte  de  la  téna- 
cité du  métal;  c'est  ordinairement  le  moins  important  numériquement; 
le  terme  0,0128  D  donne  le  surcroît  d'épaisseur  nécessaire  pour  résister 
aux  coups  de  bélier;  ce  terme  étant  proportionnel  à  D  pourrait  beaucoup 
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augmenter  l'épaisseur  et  la  dépense  du  tuyau,  si  le  diamètre  devait  être 
très-considérable.  Peut-être,  dans  ce  cas,  serait-il  avantageux  de  rem- 
placer cette  partie  de  l'épaisseur  du  tuyau  par  des  précautions  spéciales, 
par  des  soupapes  de  sûreté  qui  se  lèveraient  toutes  les  fois  qiïe  la  pres- 
sion dépasserait  une  ceilaine  limite,  par  des  robinets  d'arrêt  tels  que 
la  fermeture  fût  nécessairement  très-lente.  A  ce  sujet,  nous  ferons  ob- 
server que  sur  les  grandes  conduites  la  manœuvre  de  ces  robinets  ne  se 
faisant  que  très-rarement,  les  précautions  à  prendre  ne  sauraient  être 
bien  gênantes  ;  d'ailleurs  on  remarquera  que  ce  n'est  que  près  de  la  fer- 
meture complète  qu'il  importe  d'aller  lentement,  parce  que  ce  n'est  que 
lorsque  l'étranglement  est  considérablement  réduit  qu'il  a  une  influence 
sensible  sur  la  vitesse  de  Teau.  Il  n'y  a  aucun  inconvénient  à  fermer 
une  vanne  rapidement  pendant  les  3/4  de  la  course;  ce  n'est  qu'à  la  fin 
qu'il  importe  de  ralentir  le  mouvement.  On  pourrait  d'ailleurs,  au  moyen 
d'un  mécabisme  particulier,  faire  de  cette  lenteur  une  nécessité  de  la 
fermeture,  pour  se  mettre  à  l'abri  des  accidents  que  pourrait  occasionner 
l'ignorance  du  fontainier. 

89.  Les  formules  que  nous  venons  de  présenter  justifient  ce  résultat 
d'expérience,  que  nous  avons  souvent  cité  et  introduit  dans  les  calculs,  que 
le  prix  d'un  tuyau  mis  en  place  est  proportionnel  à  son  diamètre.  On  vient 
de  voir,  en  effet,  que  l'épaisseur  du  tuyau  ne  croît  que  très-lentement 
avec  le  diamètre;  le  poids  du  tuyau  est  donc  à  peu  près  proportionnel  au 
diamètre.  S'il  croît  un  peu  plus  vite  que  cette  dimension,  cette  légère 
augmentation  est  compensée  par  les  frais  de  pose,  qui  ne  croissent  pas  aussi 
rapidement.  De  sorte  que  la  somme  des  dépenses  se  trouve  sensiblement 
propoilionnelle  au  diamètre  des  conduites.  Ce  prix,  lorsque  la  fonte  est 
à  20  fr.  les  100  kilog.,  est  maintenant  de  1  fr.  par  centimètre  de  diamètre, 
c'est-à-dire  que  1  mètre  de  tuyau  de  0'",20  coûte  20  fr.  mis  en  place. 
Mais  le  prix  des  métaux,  quoique  tendant  continuellement  à  baisser,  subit 
de  grandes  variations  d'une  année  à  l'autre.  Cependant  nous  croyons  que, 
quelles  que  soient  ces  variations,  le  prix  des  conduites  est  toujours  sensi- 
blement proportionnel  à  leur  diamètre.  On  trouvera  d'ailleurs  plus  loin 
tous  les  renseignements  pratiques  nécessaires  pour  le  calculer. 

90.  Les  calculs  que  nous  avons  faits,  et  les  considérations  que  nous 
avons  exposées  pour  les  tuyaux  de  fonte,  s'appliqueraient  évidemment  à 
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tout  autre  métal  qui  donnerait  des  tuyaux  par  la  fusion,  c'est-à-dire  que 
la  formule  aurait  la  forme  : 

e=m+nD{R  +  h); 

m  étant  un  coefficient  constant  dépendant  du  degré  de  perfection  du 
moulage  et  de  l'épaisseur  delà  paroi  qui  peut  être  altérée  dans  le  sol, 

n  un  coefficient  dépendant  de  la  ténacité  du  métal, 
H  la  plus  grande  charge  de  la  distribution, 

E 

h  la  charge  additionnelle  qui  peut  résulter  d'un  coup  de  bélier  =0,02^.. 

Toutes  ces  quantités  auraient  besoin,  pour  chaque  métal,  d'être  détermi- 
nées par  l'expérience  ;  nous  ne  croyons  donc  devoir  parler  que  du  plomb, 
autrefois  exclusivement  employé  dans  les  distributions  d'eau,  et  qui  y  con- 
serve aujourd'hui  une  destination  spéciale. 

La  ténacité  du  plomb  n'est  guère  que  la  dix-neuvième  partie  de  celle  de 
la  fonte.  De  sorte  que  s'il  s'agissait  de  supporter  un  poids  au  moyen  d'une 
barre,  il  faudrait  que  celle  de  plomb  eût  une  section  sept  fois  plus  considé- 
rable que  celle  de  fonte  ;  de  plus,  la  densité  du  plomb  étant  une  fois  et  demie 
celle  de  la  fonte,  et  le  prix  trois  fois  plus  considérable,  il  s'ensuit  que  la 
barre  de  plomb  qui  porterait  le  même  poids  que  la  barre  de  fonte  coûterait 
trente  fois  plus  cher.  II  n'en  serait  peut-être  pas  de  même  pour  les  tuyaux, 
à  cause  du  terme  constant  à  introduire  dans  la  formule.  Quoi  qu'il  en  soit, 
on  doit  reconnaître  que  depuis  la  découverte  de  la  fonte,  le  tuyau  de  plomb 
à  fort  diamètre  a  dû  complètement  disparaître  des  distributions  d'eau. 
Nous  disons  à  fort  diamètre,  parce  que  pour  les  petits  dîamètres  le  plomb 
présente  certains  avantages  qui  compensent  l'excès  de  dépense.  Les  tuyaux 
de  ce  métal,  pouvant  se  courber  dans  tous  les  sens,  sont  éminemment  pro- 
pres à  suivre  les  tracés  sinueux  d'une  distribution  particulière.  C'est  donc 
avec  ces  tuyaux,  généralement  du  diamètre  de  0",027,  que  se  font  à  Paris 
tous  les  branchements  particuliers.  Pour  d'aussi  petites  dimensions,  c'est 
évidemment  le  terme  constant  qui  doit  dominer  dans  la  formule  ;  on  ne 
peut  donc,  pour  ces  tuyaux,  que  s'en  rapporter  à  l'usage,  car  le  calcul 
conduirait  à  des  épaisseurs  inadmissibles.  Il  arrive  quelquefois  cependant 
que,  dans  le  reste  de  la  distribution,  on  emploie  des  bouts  de  tuyaux  de 
plomb  pour  raccords  ;  mais  comme  il  ne  s'agit  alors  que  de  longueurs  in- 
signifiantes, on  peut  mettre  des  épaisseurs  considérables  sans  qu'il  en 
résulte  des  excédants  sensibles  de  dépense. 

16 
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fin  résumé,  pour  ce  qui  concerne  les  tuyaux  de  plomb,  nous  ne  pouvons 
que  renvoyer  aux  divers  documents  pratiques  contenus  dans  cet  ouvrage. 

91.  La  tôle,  par  sa  résistance  beaucoup  plus  considérable  que  celle  de 
la  fonte,  quatre  fois  environ,  par  la  facilité  qu'elle  offre  de  donner  des 
tuyaux  d'une  épaisseur  sensiblement  uniforme,  paraît  convenir  parfaite- 
ment à  cet  emploi,  et  devoir  y  donner  une  grande  économie.  Mais  il  fallait 
pour  cela  vaincre  deux  grandes  difficultés  :  l'oxydation  par  le  contact  de 
l'eau  et  des  terres,  et  le  mode  d'assemblage.  C'est  à  quoi  est  parvenu 
M.  Chameroy,  dont  l'industrie  est  brevetée;  nous  nous  bornerons  à 
donner  quelques  notions  sur  les  procédés  de  fabrication,  qui  ne  poun^ont 
être  employés  par  d'autres  industriels  jusqu'au  moment  de  l'expira^pn 
des  brevets. 

La  tôle  est  plombée,  et  ensuite  rivée  et  soudée  sur  une  suture  longitu- 
dinale; on  étend  sur  la  surface  intérieure  un  vernis  composé  de  bitume  et 
de  cire,  et  on  enveloppe  la  surface  extérieure  d'une  couche  de  bitume  de 
même  nature  que  celui  des  trottoirs,  et  d'une  épaisseur  de  1  à  2  centi- 
mètres, suivant  le  diamètre  des  tuyaux.  L'adhérence  entre  cette  couche  et 
le  tuyau  est  produite  à  l'aide  d'une  ficelle  enroulée.  Ce  bitume  a  pour  eflet 
non-seulement  de  préserver  la  tôle  de  l'oxydation,  mais  de  lui  donner  une 
certaine  rigidité  qui  empêche  la  déformation  du  tuyau,  soit  par  suite  de 
la  pression  des  terres,  soit  par  suite  des  manœuvres  qu'exigent  le  transport 
et  la  pose. 

Ces  tuyaux,  légèrement  coniques,  se  terminent  par  des  écrous  et  des  pas 
de  vis  en  métal  fusible  qui  servent  à  les  assembler  entre  eux.  On  les  garnit, 
ayant  le  serrage,  d'une  composition  de  plombagine  et  de  graisse  de  porc, 
et  l'on  interpose  entre  leurs  bourrelets  un  morceau  de  corde  imprégnée  de 
peinture  au  minium.  Le  joint,  parfaitement  étanche,  se  démonte  facile- 
ment, même  après  un  grand  nombre  d'années.  Des  portionsde  ces  conduites, 
posées  depuis  plus  de  douze  ans,  ont  été  reconnues  dans  un  parfait  état  de 
conservation.  On  doit  donc  considérer  la  tôle  comme  devant  jouer  un 
jour  un  grand  rôle  dans  les  distributions.  On  le  concevra  facilement  en 
comparant  les  épaisseurs  de  tôle  et  de  fonte  employées  ppur  les  divers 
di^mèltr^  de  tuyaux. 
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On  voit  que,  pour  les  petits  diamètres,  l'épaisseur  de  la  tôle  »'est  que 
le  dixième  de  celle  de  la  fonte.  On  doit,  du  reste,  considérer  ces  dimen- 
sions comme  des  maxima  que  Texpérience  pourra  réduire;  c'est  ainsi,  en 
effet,  que  procède  une  industrie  qui  débute;  la  crainte  d'un  échee,  que  le 
public  attribuerait  à  une  tout  autre  cause,  lui  fait  exagérer  des  précau- 
tions que  Texpérience  lui  apprend  par  la  suite  à  renfermer  dans  de  justes 
limites.  Quoi  qu'il  en  soit,  on  voit  que  l'emploi  de  la  tôle  dans  la  construc- 
tion des  tuyaux  apporte  une  grande  économie  de  matière.  Quant  à  l'éco^ 
nomie  d'argent,  il  ne  faudrait  pas  la  calculer  sur  celle  de  la  matière,  parce 
que  dans  ces  tuyaux  les  frais  de  fabrication  sont  beaucoup  plus  considé- 
rables que  pour  la  fonte,  et  que  l'inventeur  s'est  probablement  réservé  un 
assez  grand  bénéfice;  d'après  ses  tarifs,  que  nous  donnons  plus  loin,  l'é- 
conomie est  encore  de  30  à  40  pour  100. 

92.  Nous  n'avons  considéré  jusqu'à  présent  que  l'extension  des  con- 
duites dans  un  plan  perpendiculaire  à  l'axe;  dans  quelques  positions  ex- 
ceptionnelles, elles  ont  à  résister  à  un  effort  dans  le  sens  de  leur  longueur, 
effort  d'autant  plus  dangereux  qu'il  tend  à  ouvrir  les  joints,  et  quelquefois 
à  déplacer  les  conduites.  Considérons,  par  exemple,  le  branchement  BD, 
perpendiculaire  à  la  conduite  AC  et  fermé  par  une  plaque  pleine.  La 
pression  sur  cette  plaque,  agissant  dans  le  sens  BD,  sera  évidemment 

-ttD'P,  et  par  conséquent  la  section  de  la  paroi  du  tuyau  TiDe  sera  sou- 
mise à  une  tension  par  mètre  : 

m_PD 

qui  est  précisément  la  moitié  de  la  tension  suivant  la  section  circulaire.,  Si 
la  conduite  est  noyée  dans  le  sol,  cette  tension  longitudinale  ne  se  fera 
sentir  que  sur  les  tuyaux  situés  près  de  l'extrémité  D,  les  autres  étant  re- 
tenus par  le  frottement;  mais  si  elle  est  en  galerie  portée  sur  des  consoles, 
elle  pourra  s'étendre  beaucoup  plus  loin.  Certains  tuyaux  sont  donc  ex- 
posés à  subir  une  tension  longitudinale  égale  à  la  moitié  de  la  tension 
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transversale;  or,  c'est  là  une  circonstance  qui  réduit  évidemment  la  résis- 
tance du  métal.  Nous  ne  connaissons  aucune  expérience  qui  ait  été  faite 
jusqu'à  présent  pour  déterminer  les  coefficients  de  rupture  des  métaux 
sous  des  efforts  perpendiculaires;  nous  ne  pouvons  donc  que  signaler  le 
danger  et  faire  voir  qu'il  y  a  là  une  nouvelle  cause  d'augmentation  d'é- 
paisseur. Il  va  sans  dire,  du  reste,  que  cette  tension  longitudinale  se  trouve 
augmentée  dans  une  certaine  mesure  et  de  la  même  manière  que  la  ten- 
sion transversale  par  les  coups  de  bélier  provenant  d'arrèls  d'eau  trop 
brusques.  Mais  nous  ne  reproduirons  pas  ici  des  calculs  qui  ne  sauraient 
conduire  à  des  résultats  pratiques.  Nous  nous  bornerons  à  appeler  l'at- 
tention des  ingénieurs  sur  les  déplacements  et  les  soubresauts  dans  les 
conduites  qui  peuvent  résulter  de  ces  coups  de  bélier. 

A  l'état  de  repos  ou  de  mouvement  régulier,  la  conduite  ABC  est  solli- 
citée à  se  séparer  de  la  conduite  BD  par  une  force  égale  tîtDT.  La  liaison 

entre  les  conduites,  qui  résulte  des  joints  à  bride  ou  emboîtement,  du  frot- 
tement des  appuis  sur  lesquels  reposent  les  conduites,  suffira  sans  doute 
pour  maintenir  l'équilibre;  mais  si  l'on  imagine  que,  Teau  étant  en  mou- 
vement, on  ferme  brusquement  un  robinet  en  R,  il  y  aura  en  B'  une 
réaction  violente  qui  tendra  à  transporter  la  conduite  ABC  parallèlement 
à  elle-même  en  la  séparant  de  la  conduite  BD.  On  devra  donc,  si  cette 
conduite  est  en  galerie,  la  maintenir  par  de  forts  colliers  aux  environs  du 
point  B;  en  terre  même,  Une  serait  pas  inutile  d'avoir  un  petit  pieu  ou 
delà  maçonnerie  en  B'.  Sur  la  conduite  BD,  le  coup  de  bélier  aurait  de 
même  pour  efifet  d'allonger  la  conduite,  par  conséquent  d'ouvrir  les  joints. 
Si  l'on  arrête  l'extrémité  D  par  un  point  fixe,  la  conduite  tendra  à  s'inflé- 
chir pour  prendre  de  la  longueur,  mouvement  auquel  on  devra  s'opposer 
au  moyen  de  colliers,  si  la  conduite  est  en  galerie.  Un  effet  analogue  se 
produit  dans  les  coudes  (fig.  37),  dans  tous  les  changements  de  direction; 
il  y  a  donc  des  précautions  spéciales  à  prendre,  toutes  les  fois  qu'on  ne 
peut  compter  sur  la  résistance  du  sol,  pour  maintenir  les  conduites  dans 
leur  position  normale. 
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CHAPITRE  IX. 

DE  L'ÉCOULEMENT  LIBRE  DE  L'EAU  DANS  LES  RIGOLES  ET  AQUEDUCS. 

93.  Les  distributions  d'eau  sont  souvent  alimentées  par  des  aqueducs, 
rigoles  ou  canaux  dans  lesquels  l'eau  coule  sans  être  forcée^  en  vertu  de 
la  pente  du  fond  ou  de  celle  qui  s'établit  à  la  superficie.  C'est  un  moyeu 
très-économique  9  surtout  lorsqu'il  s'agit  de  grandes  quantités;  la  paroi 
n'ayant  d'autre  charge  à  supporter  que  celle  qui  résulte  de  la  hauteur 
de  l'eau  dans  la  rigole,  il  suffit  d'établir  ces  rigoles  en^  maçonnerie,  ou 
même  de  les  creuser  en  terre  pour  n'avoir  pas  de  filtration.  Nous  parlerons 
plus  loin  de  leur  construction,  traitons  d'abord  la  question  théorique. 

Le  mouvement  de  l'eau  dans  ces  rigoles  ou  canaux  peut  être  considéré 
comme  un  cas  particulier  de  celui  des  tuyaux.  Imaginons  au-dessus  de  la 
rigole  une  cuvette  symétrique  à  celle  qui  existe  au  bas  (fig.  38),  et  nous 
aurons  un  tuyau  dans  lequel  l'eau  coulera  comme  si  la  ligne  de  charge 
était  son  arête  supérieure.  Nous  pourrons  donc  appliquer  à  ce  mouvement 
la  formule  : 

qui  nous  fait  voir  que  la  vitesse  ne  change  pas  quand  on  double  à  la  fois 
la  section  et  le  périmètre.  Un  canal  ou  une  rigole  peuvent  donc  être  con- 
sidérés comme  des  demi-tuyaux. 

Les  tuyaux  sont  toujours  d'une  section  circulaire;  c'est  celle  qui  est  la 
plus  avantageuse  pour  le  débit  et  pour  leur  établissement;  Ton  n'aurait 
recours  à  d'autres  sections  que  dans  des  cas  exceptionnels  où  l'espace 
manquerait.  Les  rigoles,  au  contraire,  affectent  des  formes  polygones, 
parce  que  ces  formes  sont  celles  qui  conviennent  le  mieux  à  la  nature  des 
matériaux  qui  les  composent.  En  général,  la  section  mouillée  est  un  tra- 
pèze dont  les  dimensions  peuvent  varier  entre  certaines  limites,  au  gré 
de  l'ingénieur.  11  doit  donc  les  déterminer  de  manière  à  satisfaire  le  mieux 
possible  aux  diverses  conditions  qui  lui  sont  imposées  par  les  circon- 
stances locales. 
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94.  Si  l'on  compare  entre  elles  deux  rigoles  donnant  écoulement  à  des 
volumes  Q  et  Q',  avec  des  pentes  i  et  i',  et  des  périmètres  x  et  x ,  on 
aura,  en  ayant  égard  aux  relations  wu  =  Q,  wV=Q'  : 


x'Qi        au«+pu»  ^,^^_ 


a  n'étant  que  le  vingtième  de  (3,  le  dernier  facteur  du  second  membre  de 
t'équation  précédente  ne  saurait  différer  sensiblement  de  Tunité  dans  les 
cas  pratiques  9  et  par  conséquent  on  peut  écrire  : 

d'où  îl  résulte  que  les  vitesses  de  l'eau  dans  deux  rigoles  sont  entre  elles 
en  raison  composée  directe  des  racines  cubiques  des  volumes  et  des  pentes, 
et  en  raison  inverse  des  racines  cubiques  des  périmètres;  que,  par  consé- 
quent, de  légères  variations  dans  le  volume,  le  périmètre  et  la  pente  d'une 
rigole  n*ont  qu'une  influence  insensible  sur  la  vitesse  de  l'eau.  S'il  s'agit, 
par  exemple,  d'une  rigole  déterminée,  dans  laquelle  il  ne  peut  y  avoir  de 
variable  que  le  volume  de  l'eau,  on  aura  : 

^~^  x'Q- 
X  croissant  avec  Q,  on  voit  que,  dans  ce  cas,  les  vitesses  sont  entre  elles 
dans  un  rapport  encore  moindre  que  les  racines  cubiques  deji  volumes;  un 
volume  huit  fois  plus  fort  ne  donnerait  pas  une  vitesse  double.  La  vitesse 
de  l'eau  dans  une  rigole  peut  donc  être  considérée  comme  constante  par 
rapport  à  de  petites  variations  de  volume. 

Si  l'on  compare  la  vitesse  d*un  même  volume  Q  s' écoulant  dans  deux 
rigoles  différentes,  on  trouvera  : 

'  '/7 


X'i^ 


et  on  en  conclura  de  môme  que  les  vitesses  sont  dans  un  rapport  un  peu 
plus  grand  que  les  racines  cubiques  des  pentes,  parce  que  les  périmètres 
décroissent  quand  les  pentes  augmentent. 

On  peut  arriver  aux  mêmes  conclusions  en  déterminant  les  relations 
qui  existent  entre  les  variations  des  quantités  contenues  dans  les  équations 

Q  =  a)U,     i=i(aîi+Pu*).  (39) 
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Oo  en  déduit  eo  effet,  en  négligeant  les  variations  du  terme  qui  contient 
la  première  puissance  de  u  : 

^    .    dtt rfQ        ^'   ,   ^ î^o-^^ 

Cette  dernière  équation  démontre  que  les  augmentations  relatives  de  la 
vitesse  ne  sont  que  du  tiers  de  celles  de  la  pente  et  du  volume,  diminuées 
de  celle  du  périmètre.  Si  Ton  avait  un  volume  donné  à  faire  écouler, 
on  aurait  : 

du dû) ifdi      dx] 

u  ~      T"~3i7      Y/* 

Si,  sans  déterminer  la  surface  de  la  section,  on  avait  fait  choix  de  sa 
figure  et  qu'il  ne  restât  qu'à  en  fixer  les  dimensions,  proportionnelles  à  la 
racine  carrée  de  w,  on  aurait  : 

dx i  (f<tt 

.  du  ^^^      dtù 2  di  ^ 

u  """        tù        5  f   ' 

c'est-à-dire  que  U  vitesse  et  la  section  varient  beaucoup  plus  lenteuieiu 
que  la  pente.  Si  la  pente  augmente  d'un  dixième,  la  vitesse  ne  croît  et  la 
section  ne  décroît  que  de  4  centièmes. 

S'il  s'agit  d'un  canal  déterminé  dans  lequel  il  survient  des  variations 
de  volume,  on  a  : 


w       AQ         x/   .   2i«         x/' 


ce  qui  clémontre  que  les  variations  de  vitesse  seront  toujours  très-&ibles, 
comparées  à  celle  du  volume.  Si  le  volume  croît  d'un  dixième,  par  exem- 
ple, la  vitesse  ne  croîtra  pas  d'un  trentième,  car  il  faudra  déduire  de  ce 
rapport  l'augmentation  de  celui  du  périmètre. 

Lorsqu'on  connaît  trois  des  quantités  i,  x?  «>  w>  Q?  on  détermine  faci- 
lement les  trois  autres  par  les  équations  (39).  En  négligeant  le  coefficient 
«,  et  supposant  la  forme  de  la  section  tù  déterminée,  c'est-à-dire  qu'il  ne 
s'agit  que  de  figures  semblables  pour  lesquelles  &)=mx^y  il  vient  : 


x'=S=^|(ê)".  («) 
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formule  analogue  à  celle  qui  donne  le  diamètre  d'une  conduite  et  qui 
peut  se  calculer  de  la  même  manière. 

93.  Si  nous  appliquons  ces  calculs  et  ces  formules  au  cas  du  rectangle, 
qui  est  la  figure  adoptée  pour  la  plupart  des  aqueducs,  on  aura  pour  un 
même  débit,  en  appelant  h  et  h'  les  hauteurs  de  l'eau  dans  deux  aqueducs 
ayant  la  même  largeur  2/  et  des  pentes  i  et  i'  : 


i-t^ 


H+h)  t 


mais  Ihu = lh'u'=  Q  ; 


donc 


d'où 


La  première  équation  démontre  que  lorsque  V  ne  diffère  pas  beaucoup 
de  i,  ou  que  h  est  petit  par  rapport  à  /,  les  vitesses  sont  entre  elles  comme 
les  racines  cubiques  des  pentes;  lorsque  h  est  grand  par  rapport  à  Ij  les 
vitesses  sont  comme  les  racines  carrées  des  pentes.  Pour  des  valeurs  inter- 
médiaires, ce  rapport  serait  déterminé  d'une  manière  assez  exacte  pour 

la  pratique ,  en  remplaçant  dans  la  dernière  équation  le  terme  l  -  par 


(V)  ,  ce  qui  donnerait  : 


Si  nous  déterminons  maintenant  les  relations  qui  existent  entre  les  va- 
riations des  divers  éléments  d'un  aqueduc  rectangulaire,  au  moyen  des 
équations  (39)  et  de 

a)=2/fc  et  x=2(/  +  fc), 


nous  aurons  : 


dco_ 

dl      dh 

dx. 

dl+dh 

b> 

X 

l+h' 

di 

7  + 

A 

l+h 

''1,,. 

l 

dh      Uu 

i  ' 

l+h 

A  ■"  u 

dl 

T+ 

■î- 

du_ 
1»  ~ 
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Pour  apprécier  rinfluence  des  quantités  qui  entrent  dans  ces  ^qua- 
tionsy  on  peut  fliire  diverses  hypelhèses. 

S'il  s*ag;it  de  faire  écouler  un  volume  d'eau  déterminé  dans  une  rigole 
donnée,  on  a  :  Qsrconst.^  Isconst.»  et  on  tire  des  équations  précé- 
dâtes: 

On  voit  que  Finfluence  de  la  pente  est  d'autant  plus  fiiible  que  la  hauteur 
de  l'eau  sur  le  radier  est  moins  considérable.  Ainsi,  utfe  augmentation  de 
pente  de  un  10"*  ne  donne  qu'une  augmentation  de  un  30"'  dans  les  basses 
eaux;  elle  sera  plus  considérable  dans  les  eaux  moyennes  :  pour  2= ft,  un 
25*%  mais  elle  ne  s'élèvera  jamais  à  un  20"'\  La  hauteur  de  l'eau  sur  le 
radier  suit  la  même  loi  que  la  vitesse,  c'est-à-dire  qu'elle  diminue  très-peu 
quand  la  pente  augmente*  Peut-être  s'est-on  exagéré  l'effet  de  la  pente 
dans  la  construction  de  quelques  rigoles. 

Supposons  maintenant  t  et  2  constantes^  c'est-à-dire  que  la  rigole  est 
construite  y  l'influence  réciproque  de  la  vitesse,  du  volume  débité  et  de 
la  hauteur  sur  le  radier  est  donnée  par  les  équations  : 

du_      l      dQ_i     l    dh 
a""3i-h2fc  Q— 2/4-fc  h* 

Si  h  est  très-petit,  l'augmentation  de  volume  a^t  sur  la  vitesse  comme 
l'augmentation  de  pente,  c'est-à-dire  que  les  augmentations  sont  entre 
elles  comme  1:3.  Si  fc=2  elles  deviennent  comme  1:5;  si  ft  devient 
très^rand,  la  vitesse  devient  constante.  Quant  à  l'accroissement  de  hau- 
teur sur  le  radier  y  il  augmente  avec  celui  du  volume  dans  le  rapport 
de  2  à  3. 

Lorsque  le  volume  et  la  pente  sont  constants,  on  a  : 

da_    l-h    dh_  h^l   dl 
a  ""2*4-3^/^  ~3I+2A  T 

Ces  équations  font  voir  que  tant  que  h  est  plus  petit  que  l  la  vitesse  croit 
avec  hy  mais  que  ses  accroissements  sont  de  moins  en  moins  rapides;  u  est 
un  maximum  pour  j  =  ^,  u  décroit  ensuite  avec  h.  Ainsi,  lorsqu'on  veut 
avoir  le  maximum  de  vitesse  dans  un  rectangle,  il  &ut  lui  donner  une  lar- 
geur double  de  sa  hauteur;  il  est  alors  la  moitié  du  carré  qui  lui-même 
donnerait  la  section  rectangulaire  la  plus  avantageuse  pour  une  conduite 
forcée.  Le  cercle  étant  la  sur&ce  qui  donne  le  minimum  pour  l'expres- 
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sion  ^,  présente  d'une  manière  absolue  la  section  Ut  plusaytnttgeute;  on 

ne  peut  donc  avoir  dans  une  rigole,  quelle  que  soit  sa  sectiott,  dé  vitesse 
plus  grande  que  celle  qui  aUràît  lièU  darts  le  demi-cercle. 
De  Téquation  (41)  on  tiré  pour  le  cas  dû  rectangle  : 

en  faisant  iactik,  mettant  pQuf  m  sa  valeur  ^^"^(iHhn)»^  ^  ^  «pp«*»nt 

que  le  diamètre  de  la  conduite  forcée  est  donné  par  Téquation  D*=g(5Q)  7 

il  vient  : 

»'='S'Pfie-=»'»*M'?)i(s)'=.«.'»5(!5!)D..      (M) 

La  hauteur  de  la  rigole  se  trouve  ainsi  déterminée  par  une  foimule  seiq«- 
blable  à  celle  qui  donne  le  diamètre  de  la  conduite  forcée  équivalente^  et 
peut  se  calculer  de  la  ipème  manière  au  n^oyen  des  tables. 

96..  Si  Ton  compare  entre  elles  les  vitesses  de  l'eau  et  l$s  dimensions 
des  divers  systèmes  de  conduites  qu'on  peut  adopter  pour  la  transporte? 
entre  deux  points  donnés^  on  arrive  à  des  résultats  qu'il  est  bon  de  con- 
naître. 

Soient  :  D,  le  diamètrede  h  conduite  forcée, 

D\  le  diamètre  de  la  rigole  formant  demi-cercle, 
h,  la  hauteur  du  rectangle, 
SinJ^i,  sa  base, 

Vf  u\  ti,  les  vitesses  correspondantes  à  ces  diverses  seotiona. 
On  aura  : 

^(«tt-i-ptt')=i(«»+|3t;«)=^(«i'+p«")  •. 

4  o 

*  pane  to\|s  ces  cdeuLs  comparalib  entre  lee  sectionfl  des  tuyaux  et  lee  atettots  des  a|ued«ef 
ou  rigoles,  nous  n'avons  pas  hésité  à  admettre  que  les  coefidento  a  et  p  sont  les  m^mes, 
quoique  certainement  ils  soient  différents.  Il  est  d'usage  en  hydraulique  d^admettre  deux  valeurs 
pour  ces  eoeilQdenfs^  suivant  qn'oa  les  applique  à  des  tuyaux  bu  à  des  canaitt  artificiels  : 

Pour  les  condaites  on  admet  les  eoeffleients  de  Prony  • .  •  «zzO^SMOf  73  i    pîsO,90M4t 
.     Pour  les  canaux,  ceux  d'Bytelwein «330,0()0094^*    ^ssOiiNKMe 

Nous  avens  exposé»  dans  nos  Éhtdes  sur  le  mou^^etnent  de$  eauœ  wmr^fâ^t  les  metlfs  qili  neis 
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Dé  ces  équations  Ott  tire  flicileaient  (en  négligeant  a  par  rappon  h  |3 
quand  ces  coefficients  se  trouvent  à  la  fois  au  numérateur  et  au  dénomi- 
nateur) : 

»=«Dl/ra5=^|>^,  D'=Dyi=l,SîD,      (45) 

"=<'l>^=»'l>'iî^.  «=-yî=i.«»»-   (»*) 

Si  Ton  fait  n=iy  ce  qui  donne  le  rectangle  de  plus  grande  vitesse^ 
on  à: 

fc  =  0,60  D  =  0,454  D' 
13  =  1,09  i;=  0,945  »\ 

Pour  déterminer  la  section  d'une  rigole  ou  d'un  aqueduc,  on  peut  doiic 
calculer  d'abord  ^e  diamètre  de  la  conduite  forcée ,  qui  aurait  le  même 
débit,  et  déduire  ensuite  par  les  formules  t)récédentes  la  hauteur  du  rec- 
tangle équivalent,  qui  est  égale  à  5,ôoD,  quand  ce  rectangle  doit  former 
un  dou][)lQ  carré;  on  prendrait  D^=:  i,âàD,  si  l'on  voulait  que  la  rigole  fût 
un  demi-cércle.  Enfin,  pour  un  rectangle  de  forme  déterminée,  la  hau- 
teur h  est  donnée  par  les  formules  précédentes,  ou  par  les  équations  (42) 
et  (43).  On  remarquera  que  la  vitesse  de  l'eau,  plus  faible  dans  le  rec- 
tangle double  carré  que  dans  la  conduite  demi-circulaire,  est  plus  consi- 
dérable que  dans  la  conduite  forcée.  Cette  différence  disparaîtrait,  il  est 
vrai ,  pour  d'autres  sections  moins  avantageuses  à  la  vitesse.  Si  dans 

la  formule  (44)  on  fait  n  =  |,  ce  qui  donne  une  section  carrée,  on  d  : 

u=v|/'^Tr=i,Ô7t;; 

G'est-à-dh*e  que  la  vitesse  e8t.è  9%mp  diininuée  de  2  pour  100  ;  pour  qu'elle 
devînt  ce  qu'elle  serait  dans  la  conduite  forcée,  il  faudrait  qu'on  eût  : 

^.=t,  ott  ntea,i4±l,89, 

ou  n=4,03,  t>=0,25. 
Il  faudrait  donc  que  le  canit)  eût  une  base  égale  à  huit  fois  sa  hauteur, 

paraisBttdt  devoir  îa\n  considérer  ces  coefficients  comme  très-inexacts,  surtout  en  ce  qui  con- 
cerne lescanaox  artificiels.  Dans  IMtat  dé  l&  science,  et  surtout  lorsqu'il  ne  s'af^lt  que  de  pAû* 
cipes  généraux ,  notre  hypothèse  nous  a  paru  d'autant  pins  admissible  que  les  formules  que  nous 
donnons  ne  contiennent  jamais  que  les  rapports  entre  ces  coefficients  élevés  à  des  puissances 
fractionnaires. 
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OU  à  lia  moitié  de  sa  hauteur  (22=2nA}.  Dans  les  sections  ordinaires  des 
aqueducs,  la  vitesse  de  Teau  est  donc  plus  grande  qu'elle  ne  le  serait  dans 
la  conduite  forcée  équivalente,  et  par  conséquent  la  section  mouillée  est 
plus  petite.  Les  formules  précédentes  donnent  le  moyen  de  la  ealculer 
exactement. 
On  remarquera  que  la  vitesse  est  la  même  quand  le  rapport  n  se  change 

en  -;  c'est  une  conséquence  de  ce  que  nous  avons  déjà  dit  qu'une  rigole 

est  un  demi-tuyau*  Or,  il  y  a  deux  manières  de  prendre  la  moitié  d'un 
rectangle  à  côtés  inégaux,  par  des  droites  parallèles  à  ces  côtés  (fig.  39). 
Ainsi  les  aqueducs  ÂBCD,  Â'B'C'D',  quoique  de  formes  très-difiérentes, 
sont  équivalents  en  débit,  en  section,  en  vitesse^  parce  qu'en  les  doublant 
on  obtient  deux  rectangles  égaux. 

De  l'ensemble  des  calculs  que  nous  venons  de  faire  on  doit  conclure 
qu'en  général  le  rapport  entre  la  hauteur  et  la  base  du  rectangle  n'a  que 
très-peu  d'influence  sur  la  vitesse  de  l'eau,  et  qu'on  peut  presque  toujours 
les  altérer  pour  satisfaire  à  d'autres  convenances.  Cependant,  il  est  bon 
de  pouvoir  se  rendre  compte  des  dimensions  qu'on  adopte  pour  ne  pas 
faire  de  contre-sens  dans  les  proportions  ;  car,  quelque  faible  que  soit  un 
avantage,  il  ne  faut  y  renoncer  que  contre  une  compensation  au  moins 
équivalente.  C'est  par  ce  motif  que  nous  croyons  devoir  présenter  encore 
quelques  calculs  relatifs  au  trapèze,  quoiqu'il  soit  bien  évident  qu'on  ne 
peut  trouver  dans  cette  figure  des  conditions  beaucoup  meilleures  que 
dans  le  rectangle. 
97.  Soient  :  I  la  demi-largeur  du  plafond  (flg.  3S), 

h  la  hauteur  d'eau  sur  ce  plafond, 

(f  l'angle  du  talus  avec  là  verticale, 
nous  aurons  : 

X=2(«+^),    a>=m+fc*tangç,    «tt=0. 

Il  résulte  de  Féquation  (40)  que,  pour  Q  et  i  constants,  on  a  : 

du i  dx       diù   ^^du 

On  doit  donc  avoir,  pour  que  la  vitesse  u  soit^un  maximum  :- 

On  peut  prendre  arbitrairement  une  des  trois  quantités  /,  A,  ç,  qui  dé- 
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terminent  le  trapèze ,  la  supposer  par  exemple  donnée  par  des  conve* 
nances  étrangères  à  l'écoulement  de  Feau,  et  déterminer  les  deux  autres 
par  la  condition  dx=^Oy  d<ù=o. 
Soit  d'abord  l'angle  f  donné,  nous  aurons  : 

eM(fdl+dh=iOf        M/t+Adl  +  tangf  Jk{fc=o; 

d*où  nous  tirerons  : 

/+fetang9=5^; 

c'est-à-dire  que  la  largeur  de  la  rigole  au  niveau  de  l'eau  doit,  dans 
ce  cas,  être  égale  à  la  longueur  du  talus.  Ainsi,  pour  une  inclinaison 
donnée  du  talus  BG  (âg.  40),  on  aurait  les  trapèzes  BCMM,  BC'M'N', 
BCWN"  pour  demi-sections,  suivant  Fimportance  du  débit.  Dans  le  cas 
où  la  ligne  BC  serait  verticale ,  on  aurait  le  rectangle  double  carré  ;  si 
elle  avait  Tinclinaison  du  côté  de  l'hexagone,  le  trapèze  serait  la  moitié 
de  ce  polygone  régulier  (Gg.  41). 
Si  la  largeur  l  est  donnée,  on  a  : 

dh= — h  tang  ^df ,    2ldh  +  2fc  tangf(2À-| r-dy=:o, 

et  en  mettant  dans  la  seconde  équation  la  valeur  de  dh  tirée  de  la  première  : 

22  sin  f  cos  f -t- 2/i  sin*  f  =: /t, 
2/  sin  f  ces  f  =  A  (cos*  y —  sin*  ç), 

tang2y=j. 

On  voit  que  plus  la  largeur  H  au  fond  est  grande,  plus  le  talus  doit 
s^approcher  de  la  verticale. 
Si  la  hauteur  h  est  donnée,  on  a  : 

^^_h^np^     2hdl  +  ^d<f=o; 

d'où  Ton  tire  :  sin  9 = ^. 

C'est  l'angle  qui  lait  avec  la  verticale  le  côté  du  demi-hexagone.  Cette 
figure  est  donc  celle  du  maximum  de  vitesse,  lorsque  ni  Z  ni  A  ne  sont 
donnés,  car  nous  avons  vu  plus  haut  que  lorsque  hei  l  sont  indétermi- 
nés, ces  dimensions  doivent  avoir  la  relation  qui  existe  dans  l'hexagone 
pour  que  la  vitesse  soit  la  plus  grande  possible.  On  calculerait  fecilement 
la  vitesse  t;"  qui  a  lieu  dans  Thexagone.  En  effet,  de 
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on  déduit  :  1;"=  uy^[^n  =  0,98u'. 

L'hexagone  donne  donc  une  perte  de  2  pour  100  sur  la  vitesse  qui  a 
lieu  dans  le  demi-cercle,  et  par  conséquent^  d'après  ce  que  nous  aytms  v|i 
plus  haut»  une  augmentation  de  4  pour  100  environ  sur  le  rectangle  double 
carré. 

98.  Lorsque  le  volume  à  conduire  est  variable,  et  qu'on  désire  avoir  le 
plus  de  vitesse  à  toute  hauteur,  il  est  évident  que  réooulement  doit  se  faire 
entre  deux  talus  ;  on  a  /  =  0,  et  l'équation , 

tf  sinf  ooscpss:^ (cos*f  — -sin'f  ) 

donne  alors  :  cos  9  =  sin  9  =  -  K2  ; 

c'est-Â-dire  que  l'angle  compris  entre  les  deux  droites  formant  talus  est 
droit  (Gg.  42).  C'est  la  section  qui  conviendrait  évidemment  aux  égouts, 
si  d'autres  considérations  ne  faisaient  pas  sentir  la  nécessité  de  donner  une 
certaine  largeur  au  jàdier.  Il  est  évident  que  dans  cet  angle  l'eau  pren- 
drait la  vitesse  due  à  la  forme  carrée,  puisque,  quel  que  fût  son  niveau, 
k  section  mouillée  serait  un  demi-carré  ;  de  sorte  que  la  vitesse  y  devien- 
drait :  1,07  Vy  c'est-à-dire  de  7  pour  100  plus  grande  que  dans  la  conduite 
forcée,  mais  de  8  pour  100  plus  faible  que  dans  le  demi-cercle,  attendu 
qu'ona  :  ti'=:l,15u. 

99»  En  résumant  les  divers  résultats  que  noua  venons  d'obtenir,  nous 
trouvons  que  si  v  est  la  vitesse  dans  la  conduite  forcée  de  m^me  débit  : 

La  vitesse  maximum  qui  a  lieu  dans  la  condoité  libro  ddmi-oirettlalreêit»  l>lKo 

La  vitesse  qui  a  lieu  dans  TheRagone  est i,13o 

La  vitesse  dans  le  double  carré  «Bt » 1^09 1; 

La  vitesse  dans  le  carré  est 1,07  v 

Dans  le  rectangle  dont  la  hauteur  est  1/8  de  la  base  ou  2  fois  la  base.  «  •      t; 

Dan0  des  rectangles  plus  plats  ou  plus  droit»  que  eeu<  donnée  par 
eette  demièt^e  proportion,  la  vitesse  est  plue  petite  que  i^. 

Les  formules  précédentes  nous  paraissent  résoudre  tout  les  proMiniM 
auxquels  peut  donner  lieu  l'établissement  d'une  rigole  ou  d'un  aqueduc, 
dans  le  cas  où  la  pente  et  la  section  de  cet  ouvrage,  ainsi  que  le  volume 
des  eaux,  seraient  constants.  Lorsque  ces  quantités  n'éprouveront  que  de 
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légères  variations ,  ou  lorsqu'on  voudra  se  contenter  d'une  approximation 
presque  toujours  su^sante  pour  la  pratique^  on  pourra  représenter  la  ligne 
d'eau  par  une  série  de  lignes  parallèles  au  fond  de  l'aqueduc  prolongées 
jusqu'à  leur  rencontre^  en  raccordant  ensuite  les  angles  par  des  courbes 
ayant  leAir  origine  aux  points  de  variations  de  la  pente  de  la  section  ou 
du  volume  (fig.  43).  Si  les  changements  de  pente,  de  section  on  de  volume 
.étaient  trè»»coiisîdérables,  il  faudrait  avoir  recours  à  l'équatîoo  du  (nonva- 
meut  varié,  qui  résout  le  problème  d'une  manière  complète,  ainsi  que 
nous  l'avons  fait  voir  dans  le  chapitre  II  de  nos  Etudes  sur  le  mouvement 
des  eaux  courantes;  nous  ne  pouvons  qu'y  renvoyer  pour  les  cas  fort 
rares  où  les  distributions  d'eau  pourraient  fournir  des  applications  des 
formules  contenues  dans  cet  ouvrage. 

Il  résulte  des  notions  théoriques  exposées  dans  ce  chapitre,  que  les  cir- 
constances du  mouvement  de  l'eau  dans  les  aqueducs  se  déterminent  par 
les  mêmes  formules  que  dans  les  tuyaux.  En  adoptant,  par  exemple,  pour 
section  un  demi-cercle,  on  obtient  un  aqueduc  qui  se  comporte  exacte- 
ment comme  un  tuyau  qui  conduirait  un  volume  double.  Cette  figure  est  la 
section  minimum  ou  de  plus  grande  vitesse,  mais  les  autres  sections  ne 
présentent  que  de  légères  différences  avec  celle-là,  et  le  calcul  les  déter- 
mine facilement.  Il  n^y  a  pas,  mathématiquement  parlant,  d'aqueduc  qui  ne 
puisse  être  remplacé  par  un  tuyau,  il  n'y  a  pas  de  tuyau  qui  ne  puisse  être 
remplacé  par  un  aqueduc  ;  le  choix  entre  les  deux  systèmes  de  conduite 
repose  sur  des  considérations  qui  feront  l'objet  du  chapitre  suivant. 
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CHAPITRE  X. 


DE  L'ÉTâBLISSEMENT  DES  RIGOLES,  DES  AQUEDUCS,  DES  GALERIES. -DES  GIRGOKSTANGES 
OU  LES  AQUEDUCS  ET  RIGOLES  DOIVENT  ÊTRE  PRÉFÉRÉS  AUX  CONDUITES  FORCÉES. 
-  DES  PONTS-AQUEDUCS.  -  DES  PONTS  A  SIPHON.  —  DBS  PIERRÉES.—  DES  ÉGOUTS. 


100.  Lorsqu'il  s*agit  d'amener  une  certaine  quantité  d'eau  au  moyen 
d'une  rigole  ou  aqueduc^  la  première  question  à  résoudre  est  de  déter- 
miner la  pente  de  cet  ouvrage  et  la  grandeur  de  la  section  mouillée.  Si 
les  points  extrêmes  de  Taqueduc  sont  déterminés,  la  grandeur  de  la  section 
résulte  immédiatement  des  formules  du  chapitre  précédent.  Mais  il  arrive 
souvent  que  les  circonstances  locales  permettent  de  faire  varier  la  pente 
entre  certaines  limites,  et  alors  l'ingénieur  doit  se  demander  quelle  est 
celle  qu'il  doit  choisir  pour  son  tracé. 

Disons  d'abord  que  quelques  auteurs  prétendent,  et  M.  Genieys  est  du 
nombre,  que  la  vitesse  de  l'eau  dans  une  rigolç  ne  doit  jamais  être  moin- 
dre que  0",35,  pour  y  conserver  sa  salubrité.  Cependant,  sans  contester 
que  sous  ce  rapport  la  vitesse  ne  soit  un  avantage,  nous  croyons  qu'on 
aurait  grand  tort  de  faire  beaucoup  de  sacrifices  pour  l'obtenir.  De  l'eau 
qui  n'aurait  qu'une  vitesse  de  0'',25,  parcourrait  encore  plus  de  20  kil.  par 
jour;  si  la  rigole  n'avait  que  cette  longueur,  ou  deux,  trois  fois  cette  lon- 
gueur, le  passage  de  Teau  dans  la  rigole  ne  correspondrait  qu'à  un  séjour  de 
un,  deux  ou  trois  jours  dans  un  réservoir,  et  nous  ne  voyons  pas  comment 
elle  pourrait  s'y  corrompre  dans  un  aussi  court  espace  de  temps,  puisqu'on 
la  eonserve  bien  plus  longtemps  complètement  stagnante  dans  des  réser- 
voirs. On  peut  donc  admettre  des  vitesses  bien  inférieures  à  0*,35,  surtout 
dans  les  aqueducs.  L'avantage  le  plus  réel  de  la  pente  est  de  réduire  la 
section  de  la  rigole  ou  de  l'aqueduc,  et  par  conséquent  sa  dépense;  mais 
nous  avons  vu  plus  haut  que  cet  avantage  ne  se  fait  sentir  que  d'une 
manière  insensible  pour  de  légères  variations  de  pente,  puisqu'on  a  : 


Digitized  by 


Google 


RIGOLES.  AQUEDUCS.  GALERIES.  PIERRÉES.  ÉGOUTS.  «7 

Ainsi,  quand  la  pente  augmente  de  1/10,  la  section  ne  diminué  que 
de  4/100  ;  et,  pour  certaines  formes  de  rigoles  et  d'aqueducs,  cette  diminu- 
tion nasaurait  apporter  d'économie.  Ajoutons  que  lorsqu'il  s'agit  de  dis- 
tribuer^ au  moyen  de  conduites  forcées,  Teau  amenée  par  un  aqueduc,  il 
faut  augmenter  le  diamètre  des  conduites  en  raison  de  l'insuffisance  de  la 
charge,  et  que  l'économie  qu'on  aurait  pu  avoir  sur  l'aqueduc,  en  aug- 
mentant sa  pente,  se  trouve  compensée  par  un  excès  de  dépense  sur  les 
conduites.  Le  tracé  d'un  aqueduc  sur  le  terrain  dépendant  de  sa  pente,  il 
en  résulte  qu'en  augmentant  ou  diminuant  cette  pente,  on  diminue  ou  oïi 
allonge  le  parcours,  on  évite  certaines  difficultés,  etc.,  etc.  On  ne  peut  donc 
soumettre  la  question  de  la  pente  des  aqueducs  aux  lois  d'une  formule 
algébrique.  C'est  une  question  éminemment  complexe,  comme  celle  de  la 
pente  des  routes,  des  chemins  de  fer,  etc.  ;  pas  plus  que  pour  ces  travaux, 
l'ingénieur  ne  doit  s'assujettir  à  des  limites  de  pente  ou  à  des  pentes  uni- 
formes. Dans  toute  l'étendue  du  parcours,  la  pente  et  la  section  doivent 
varier  suivant  le  relief  du  terrain;^  cependant  il  va  sans  dire  que  toute 
variation  de  ces  quantités  étant  par  elle-même  un  inconvénient,  il  faut 
qu'elle  soit  toujours  motivée  par  des  considérations  d'une  certaine  im- 
portance. Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  la  question  à  résoudre  est  de 
conduire  une  certaine  quantité  d'eau  d'un  point  à  un  autre  avec  le  plus 
d'économie  possible;  or,  c'est  là  un  problème  dont  la  solution  varie 
suivant  les  circonstances  locales;  nous  croyons  donc  devoir  examiner  avec 
quelques  détails  les  divers  systèmes  qui  peuvent  être  employés. 

Il  y  a  deux  espèces  de  rigoles  :  celles  dont  les  parois  sont  simplement 
en  terre,  et  celles  dont  les  parois  sont  en  maçonnerie;  ces  dernières 
prennent  plus  ordinairement  le  nom  d'aqueducs. 

101.  Les  rigoles  en  terre  ne  peuvent  convenir  qu'à  des  distributions 
d'une  certaine  importance.  Il  nous  parait  indispensable  qu'elles  aient  une 
assez  grande  section,  pour  que  le  cours  de  l'eau  ne  soit  interrompu  ni  par 
les  herbes,  ni  par  les  dépôts,  ni  par  les  éboulements.  accidentels  qui  pour- 
raient survenir.  Elles  ont  besoin  de  curages  fréquents;  l'évaporation,  l'im- 
bibition,  les  filtrations  leur  font  perdre  une  certaine  quantité  d'eau  ;  il  faut 
se  réserver  le  long  de  leur  bord  de  petits  chemins  d'exploitation  ;  l'eau 
exposée  aux  ardeurs  du  soleil  s'échauffe  d'autant  plus  que  sa  masse  est 
moins  considérable.  Lorsqu'il  s  agit  d'une  grande  quantité  d'eau,  tous  ces 
inconvénients  disparaissent  devant  l'économie  qui  résulte  du  système  de 
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construction^  attendu  que  les  dépendes  d'pn  aqueduc  en  n)36Qpneri0'/iont 
souvent  alors  considérables.  Maii§  lorsque  ^  d'après  las  circpostap/c^ir  localas 
et  les  besoins  à  desservir,  une  très-faible  section  pourra  suffire,  il  huâfH 
presque  toujours  recourir  à  une  rigole  en  maçonnerie  ou  môme  k  un  aqa3^ 
duc  couvert  qui,  disparaissant  compléteipent  sou$  h  so),  nnettra  re^uà  l'^J^ri 
de  tous  les  inconvénients  que  poug  venons  d'éiiumérar.  Nous  n^  vpi^loDj; 
pas  dire  qu'il  faille  exclure  }es  rigoles  en  terre  des  projets  d«  àiM'fïhntiQU 
d'eau,  nous  faisons  ressortir  seulement  qu'on  doit  en  général  les  ris^py^r 
pour  les  grandes  masses  d'eau.  Ce  motif  ast  la  causa  da  laur^raod  mstgfi 
pour  l'alimentation  des  canaux  et  pour  las  irrigations.  Âin^i,  kjcsqu'U  fiit 
question  de  dériver  de  la  rivière  d'Ourcq  4,000'*  d'eau  (80,000*^*^'  par  jnur) 
pour  1^  distribution  de  Paris,  on  dut  le  faira  au  moyeu  d'une  rigplo  qun 
sa  dimension  rendait  à  peu  près  navigable  :  c'^st  ce  qui  détermina  à  m 
f^îra  un  canal  de  navigation.  Il  est  vrai  qu'Ii  Tantréa  d^  Paris  catta  rigûle 
96  transforme  en  aqueduc  couvert  sur  4,000°"  de  longueur;  muis  il  â«l; 
évidaut  qu'ici  cp  sont  les  exigences  partipuliàres  du  tracé  qui  ont  imposé 
l'aipploi  de  ce  systanie.  Remarquons,  en  aiTet,  qua  lorsque  h  rigola  m 
trouve  fortement  en  déblai»  les  tdlu$  exigiBut  une  grande  sixrfaae,  ce  qui, 
d^n»  las  t^^rains  bâtis,  entrafpe  h  des  dépendes  considérable».  Il  y  avait  d« 
plus,  dans  Pfiris,  la  convenance  de  mettre  Te^u  de  la  distribution  h  l'abri  d^ 
la  roalveillgnee,  at  de  n'intercepter  aucune  communication. 

Il  i?asulte  de  ce  que  nous  venons  de  dire  que  lorsqu'un  projet  da  distri*- 
bution  comporta  l'établissement  d'un  canal  artificiel  à  surfaaa  libra,  il  y  i| 
lieu  d'examiner  d'abord  si  l'on  fera  une  simple  rigole  en  lerrd  (m  un  aque- 
duc en  maçonnerie,  et  de  se  décider,  par  la  comparaison  des  dépenses,  das 
avantages  et  des  inconvéniant^f 

l^ipaçé  et  la  construction  des  rig<^es  an  terre  sa  rattacb^ent  plus  spéda- 
lement  ^u^  travaux  de  navigation,  dont  elles  sont  presqua  taujouvs  iio 
accestjioire  essentiel  ;  nous  ne  pourrions  à  oa  sujet  riisn  dira  qui  ne  fût  &mBu 
de  tous  les  ingénieurs.  Nous  ne  parlerons  avec  détail  que  des  aquadjies  eo 
mgçonnaria,  Pî^rce  que  çe^  ouvrages,  d'uB»  copst^'uctîon  plus  rare,  osât 
été  i^  notre  part  l'objet  d'études  partiaulièras?  h  aausa  de  nos  fonations 
dans  1«  sarvia^  niunicipal  de  la  ville  da  Paris. 

IQ%  Pe  fîpiqbreux  ouvrages  put  traité  de  l'équilibre  das  isODStnictiûiiS  m 
mÂQQRneria;  las  voûtps  des  diverses  formas,  leurg  ^uléesi^  hnv^  pîads-dnute 
Qnt  été  soumis  aux  calculs  :  on  possède,  k  cet  égard,  des  règles  assez  prés 
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cîses  c(ui  serrent  de  guide  dux  ingénieurs;  mais  on  ne  s'est  guère  occupé 
du  cas  particulier  où  ces  construôtlons  se  trouvent  enfouies  à  des  profon- 
deur plus  ou  moins  eoûsidcrabIes.soiis  le  sol.  L'équilibre  des  tîiurs  de  sou- 
tèoemenl  n'est  (ju'un  cas  particulier  de  la  théorie  de  la  (ilottsséé  des  terres. 
Les  nombreux  souterrains  qu'exige  aujourd'hui  la  construction  âescanaui 
et  des  chemins  de  fer  offreiit  une  application  au  moins  diissi  importante 
dé  cette  théorie.  Ce  serait  sortir  du  cadre  de  cet  ouvrage  qUe  d'essayer  de 
combler  cette  lacune  ;  nous  ne  traiterons  donc  que  la  question  des  aqueducs 
qui  ^  par  leur  destination,  ont  toujours  des  dimensions  très-restrelntes. 

Ces  aqueducs  se  composent  toujours  d'un  radier,  de  deux  |jriéds-droit8, 
recouverts  par  une  dalle  lorsqu'ils  sont  étroits,  et  par  une  vôÛte  lorsqu'ils 
ont  une  certaine  largeur.  Si  tious  imaginons  une  pareille  construction 
élevée  sur  le  sol,  il  faudra  donner  à  toutes  ses  parties  certaines  dimen- 
sions, pour  qu'elles  ne  tonibetlt  ni  en  dedans  ni  en  dehors.  On  leur  don- 
nera encore  ces  dimensions  si  cette  voûte ,  au  lieu  d'être  sur  le  sol ,  se 
trouvait  au  milieu  d'un  remblai  artificiel,  pkrce  que  les  terres  de  de  rem- 
blai seraient  susceptibles  de  se  tasser  suffisamment  pour  que  les  pieds- 
droîts  venant  à  s'écarter,  la  voûte  pût  s'échapper  entre  les  joitits  de  rup- 
ture. C'est  pour  cela  que,  dans  la  construction  des  routes,  des  chemins  de 
fet,  etc.,  etc.,  on  donne  aux  voûtes  et  aux  pieds-droits  des  petits  ponts  qui 
traversent  les  remblais,  les  dimensions  indiquées  parles  calculs  d'équilibre^ 
comme  si  ces  ouvrages  étaient  au-dessus  du  sol.  On  ne  tient  pas  compte  de 
l'économie  que  pourrait  apporter  la  considération  de  la  poussée  des  terres. 
Cette  économie  iie  serait  pas  d'ailleurs  considérable,  parce  que  ces  ou- 
vrages n'ont  pas  beaucoup  d'étendue.  Mais  lorsqu'il  s'agit  de  placer  dans 
le  sol  des  égouts,  des  aqueducs  de  plusieurs  kilomètres  de  longueur,  on 
Comprend  l'importance  qu'il  peut  y  slvoir  à  ne  donner  aux  maçonneries 
que  l'épaisseur  strictement  nécessaire,  et  à  choisir  des  sectiotife  parfaite- 
ment appropriées  à  toutes  les  convenances.  En  examiriaiït  celles  de  divers 
égouts  et  aquedues,  qUe  noUs  reproduisons  dans  lès  planches  de  cet  OU- 
vMge,  on  recontislttra  c(u'dn  s'est  souvent  laissé  guider  par  les  réglés 
d'équilibre  applicables  aux  constructions  extérieures,  c'est-à-dire  qu'Wi  a 
dolmê  les  dimensions  nécessaires  pour  qu'ils  rie  pussent  pas  ise  renverser 
dU  dehors,  taridiS  qd'on  aurait  pu  ne  prendre  que  celles  qui  Suffisetlt  potlr 
rendre  impossible  le  renversement  à  l'intérieur. 

En  général,  dans  tout  percement  de  galerie,  on  a  tm  vide  minimum 
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obligatoire.  S'il  s'agit  d'un  chemin  de  fer,  d'un  canal,  il  faut  qu'un  ou 
deux  wagons,  un  ou  deux  bateaux  puissent  passer  dans  une  certaine  po- 
sition par  rapport  à  l'axe  ;  s'il  s'agit  d'un  égout  ou  d'un  aqueduc,  on  a  une 
section  mouillée  avec  ou  sans  le  passage  d'un  homme,  debout  on  courbé, 
à  pied  sec  ou  dans  l'eau;  en  un  mot,  il  y  a  un  polygone  de  sujétion,  qu'on 
enveloppe  par  une  courbe  d'intrados  qui  n'est  soumise  à  d'autre  condition 
que  de  donner  le  minimum  de  dépense  dan&  la  construction  de  la  galerie. 
Quelquefois  le  polygone  de  sujétion  n'est  pas  aussi  déterminé  que  dans  les 
cas  que  nous  venons  de  considérer.  S'il  s'agît  d'un  égout,  par  exemple,  et 
que  les  besoins  de  l'écoulement  exigent  S"'*®-  de  section,  et  les  besoînà  de 
curage  et  de  réparation  2""  de  hauteur  minimum,  il  est  clair  qu'on  pourra 
satisfaire  à  cette  double  condition  par  des  rectangles  de  hauteur  et  de 
largeur  bien  différentes.  Il  importe  donc  de  reconnaître  quelles  sont,  en 
général,  les  formes  types  les  plus  économiques. 

La  dépense  de  la  construction  d'une  galerie  se  compose  de  deux  parties, 
la  maçonnerie  qui  forme  la  paroi,  et  le  déblai  nécessaire  pour  établir  cette 
maçonnerie.  Considérons  à  part  chacune-  de  ces  deux  dépenses. 

Nous  l'avons  déjà  dit  :  une  galerie  souterraine  ne  peut  pas  se  ren- 
verser à  Textérieur.  Nous  ne  parlons  pas  du  cas  exceptionnel  où  le  terrain 
dans  lequel  elle  serait  construite  se  trouverait  meuble  ou  susceptible 
d'être  miné  par  des  courants  d'eau;  ce  sont  là  des  circonstances  rares  qui 
demandent  des  précautions  particulières;  mais,  en  général,  le  terrain 
que  l'on  rencontre  est  stable  et  peu  compressible,  de  sorte  que  la  surface  de 
l'extrados  de  la  galerie  éprouve  dans  tout  son  développement  une  pression 
variable  perpendiculaire  à  la  surface.  Si  le  massif  de  la  galerie  se  trouve 
en  équilibre  par  suite  des  dimensions  données  aux  diverses  parties  de  l'ex- 
trados, il  est  clair  que  sa  surface  extérieure  n'éprouvera  d'autre  pression 
que  celle  qui  s'exerçait  sur  le  massif  de  terre  qu'il  a  remplacé;  car,  à  cause 
du  vide  de  la  galerie,  son  poids  sera  sensiblement  égal  à  celui  du  massif 
terreux,  et  un  renversement  ne  pourra  survenir  que  vers  Fintériéur. 
Admettons  maintenant  qu'on  ait  donné  au  périmètre  de  la  galerie  une 
épaisseur  telle  qu'elle  pousse  au  dehors  avec  une  énergie  précisément 
égale  à  celle  de  la  pression  extérieure  des  terres,  il  y  aura  alors  équilibre, 
quoique  la  construction,  considérée  isolément,  ne  se  trouve  pas  .dans 
cette  condition.  Or,  il  est  facile  de  reconnaître  que  cette  égalité  d'action  et 
de  réaction  se  produit  nécessairement,  à  moins  que  les  terres  ne  soient 
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très-compressibles  et  que  les  rayons  de  courbure  de  l'intrados  ne  soient 
très-considérables. 

Considérons  un  des  cas  les  plus  défavorables  (fig.  44) ,  une  galerie  com- 
posée de  deux  pieds-droits,  d'une  voûte  en  arc  de  cercle  très-aplati  et  d'un 
radier  rectiligne.  Il  est  évident  que  de  ce  mode  de  construction  résulte  une 
poussée  horizontale  très-considérable  sur  le  sommet  des  pieds-droits  :  si  fa 
galerie  était  taillée  dans  le  roc,  la  pierre  N  formant  culée  ne  serait  pas  obli- 
gée, pour  trouver  une  réaction  égale  à  la  poussée  Q,  de  reculer  d'une  quan- 
tité assez  considérable  pour  que  l'arc  de  la  voûte  pût  se  redresser  complè- 
tement et  passer  entre  les  pieds-droits  ;  mais  si  la  galerie  est  creusée  dans 
un  terrain  plus  mou,  il  pourra  bien  arriver  que  les  naissances^  en  reculant, 
ne  puissent  provoquer  de  la  part  du  terrain  une  réaction  suffisante  pour  ré- 
sister à  la  poussée,  avant  le  moment  où  l'arc  rectifié  passera  entre  les  pieds- 
droits  :  alors  il  y  aura  chute  de  la  voûte.  Ajoutons  que  cet  accident  sera- 
presque  toujours  motivé  par  lé  déplacement  du  terrain  plutôt  que  par  f;a 
compression  ;  la  terre,  refoulée  par  le  recul  des  naissances,  fera  naître  des 
pressions  en  dessus  et  en  dessous,  celles-ci  chasseront  les  pieds-droits  en 
dedans  et  tendront  à  leur  donner  une  figure  convexe  à  Tintérieur.  Or,  les 
terrains  vierges  sont  peu  compressibles ,  et  les  tassements  des  édifices 
sont  plutôt  le  résultat  du  déplacement  des  terrains  sur  lesquels  ils  portent, 
que  de  leur  compression.  Nous  aurions  donc  deux  moyens  de  nous  oppo- 
ser à  la  chute  de  la  voûte  :  arc-bouterles  pieds-droits  contre  les  terres,  don- 
ner plus  de  flèche  à  la  voûte,  comme  dans  le  tracé  ponctué  du  côté  droit 
de  la  fig.  44.  Il  est  évident  qu'alors  nous  arriverons  nécessairement  à  trou- 
ver Téquilibre  sans  augmenter  l'épaisseur  des  maçonneries.  Par  une  flèche 
plus  grande,  nous  diminuerons  la  poussée  horizontale,  et,  en  même  temps, 
nous  éloignerons  la  limite  que  peut  atteindre  le  joint  de  rupture  dans  son 
reculement,  sans  qu'il  y  ait  chute  ou  déformation  de  la  voûte  ;  en  arc- 
boutant  les  pieds-droits  contre  les  terres,  nous  nous  opposerons  à  un  dépla- 
cement qui  favoriserait  le  reculement  des  naissances. 

n  suit  de  là  qu'en  donnant  à  la  section  intérieure  d'une  galerie  une 
forme  concave  dans  tout  son  périmètre,  on  pourra  toujours  arriver  à 
la  condition  d'équilibre  avec  des  épaisseurs  de  maçonnerie  très-faibles. 
Pour  soumettre  ces  formes  à  un  calcul  rigoureux,  il  faudrait  connaître 
les  pressions  qui  ont  lieu  sur  la  surface  d'un  solide  enfoncé  dans  l'inté- 
rieur de  la  terre.  Or,  c'est  là  un  problème  d'analyse  très-compliqué,  et 
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qui  tte  pourrait  être  résolu  qU 'à  Faldd  d'dtte  Ibule  d'hypothèses  su^  le  frot- 
tement, la  cohésion  des  terres  et  Télasticité  du  corps  comprimé,  c'est-à- 
dire  sur  des  données  qUî,  quant  à  présertt,  ne  peuvent  atoir  leur  expres- 
sion en  chiffreSj  et  par  conséquent  intéresser  beaucoup  Itt  ptdtîqué.  Nous 
feront  remarquer  teolement  que  la  pression  sur  Tfextradbs  d'une  gâlefie 
ne  dépend  guère  de  6a  profondeur  sous  le  soi;  on  peut,  en  effet,  totiôetoîr 
que  les  terres  supérieures  teridaut  h  glisser  (flg.  45)  sur  les  talUs  de  plus 
grande  poussée,  CD  et  C't)',  s'arc-bouterit  sur  leplau  vertical  AB  mené  par 
l'axe  de  la  galerie,  de  aorte  que  la  partie  BG  puisse,  thème  pour  une  cer- 
taine hauteur,  variable  suivant  le  degré  de  cohésion  de6  terres,  se  passer 
de  soutènementi  On  peut  donc  admettre  qu'en  général  la  pression  due  à 
la  poussée  est  très^faible  :  cela  ëlM  si  vrai  qu'on  troute  dans  les  tiiontagnés 
des  cavernes  naturelles  d'assel;  grandes  dimensions,  et  qu'on  en  établit 
souvent  sans  aucun  revêtement  ddtis  des  terrains  qui  présentent  une  cer- 
taine consistance.  Nous  parlons  ici  de  la  poussée  naturelle  qui  aurait  llëu 
si  l'extrados  de  la  galerie  était  un  monolithe  infléiiWë.  Mais  si  la  maçon- 
nerie pousse  au  dehors,  il  est  évident  que  les  terres  pousseront  ati  dedans 
avec  une  énergie  égalé,  réaction  qui  ne  péUt  être  que  le  résultat  d'une 
certaine  compression.  Or,  si  les  terreà  Sont  parfaitement  tUainteHUes,  il 
ne  pourra  jamais  résulter  de  cette  compression  une  altération  sensible  dans 
la  forme  de  la  maçonnerie.  Disons  cependant  que  lorsque  les  galeries  sont 
construites  en  tranchée,  qu'on  remblaye  après  leur  achèvement,  lès  terres 
qui  chargent  la  voûte  n'ont  pas  beaucoup  de  cohésion  avec  les  parois  de 
la  fouille  9  et  qu'il  doit  en  résulter  plus  de  pression  sur  la  partie  supé- 
rieure de  la  galerie  que  lorsque  la  voûte  est  construite  ett  souterrain. 
Mais  cette  pression  verticale  ne  fait  qud  serrer  les  joints  dans  là  tOÛt0^  et 
contribue  à  la  stabilité  des  pieds^droits. 

De  ces  considérations  nous  tirons  cette  conséquence  :  c'est  que  lefl  cui- 
vrages souterrains  doivent  être  établis  d'après  d'autres  principes  qu8  les  ou- 
vrages ordinaires  de  maçonnerie  ;  qd'en  profitant  de  la  réaction  du  terrain 
contre  toute  poussée  extérieure,  en  donnant  aux  galeries  des  fdrmei^  ra- 
tionnelles, en  faisant  varier  convenablement  le  rayon  de  courbure  de  la 
courbe  de  l'intrados  \  on  peut  réduire  considérablement  l'épaisseur  des 

*  Si  Ton  ne  consultait  que  Féquilibre  de  la  construction,  ce  rayon  de  courbure  devrait  être 
réciproque  à  la  pression  normale;  alors  la  pression  sur  tous  les  joints  serait  constante  et  passerait 
par  leur  milieu.  Mais  l'ignorance  où  Ton  est  de  Tinlensité  de  cette  pression,  les  convenances 
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ip^QOOpepîes  de  ce»  sortes  d'ouvpagas.  Ils  doivent  étrp,  ^^op  noii)$|  4ei» 
espèces  de  tuyaux  d'une  iépaisseiir  h  peu  près  constante  d^ni^  le  péri- 
mètre ije  1?  section  et  qui  ne  doit  guère  varier  qu'avec  son  di^mè^re,  c'est^ 
à^dîre  que,  '49PS  carl^we^  limif^es  de  sectiop,  )a  dépense  de  la  m^çon^erl^ 
est  sensil^ment  proporliônnelli?  ^u  périmètre  de  la  courbe  d'mtr^dps,  Uf. 
dépense  des  déblais  ne  suit  pa§  e^açtem^Qt  1^  ipéme  Ipi  ;  fuais,  conimp 
pouF  lies  galeries  ordinaires  elle  n*est  qu'une  légèrp  fraction  de  la  (Jépens^ 
totale,  on  peut,  comme *appi*oximation,  généraliser  le  prjnpipe,  surtp^t 
lorsque  ^^  s'agit  que  de  tirer  des  conclusions  générales, 

l^rs  donc  qu'on  a  besoin  d'uue  sectioq  déterminée,  il  faut  chercher  à 
donner  ^  la  gglerie  u^e  forme  légèrement  elliptique.  L'exagératiou  çp 
haiiteur  serait  up^  pause  de  ^urproit  de  dépense,  à  moîps  qu'il  pe  s'agisse 
d'M09  tranchée  très^-profonde.  ' 

103.  On  peut  diviser  les  aqueducs  en  trois  espèces  ^iffi^rpntes,  sui^^t 
leurs  (Jlp^epsipns  :  ceux  qui  ne  dpppent  passage  qp'.à  }'eau,  peux  qui  Qut 
^ssez  dp  hauteur  pour  qu'un  hommp  puisse  }es  parcourir  en  sa  plaçant 
di^s  Ig  pu?4te,  peux  qui  étant  niuni§  de  banquettes  peuvent  être  par* 
courus  h  pi^d  sep.  Nous  proyops  devoir  dire  un  mot  sur  chapun  (le  pejB 
systèmes,  et  sur  les  rno|ifs  qui  ppuven);  déterminer  l'ingénieur^  donner  1^ 
préférence  k  l'un  h  ou  T^utre. 

Les  aqueducs  qui  donnent  upiquempnt  passage  à  1>»U  sontpvidemn^ent 
lesplu^  écQponiiqups.  Si  unp  S9p(;ion  mouillée  dé  0*^,30  sur  O"',!^  ou  0*",^ 
suffit  au  déj)ij,  si  la  pfiture  4e^  eapî  n'exigq  pas^P  PW^ge  soif  par  suite  4'î«»- 
purpté,  spit  pqr  suite  4e  dépôts  cj^lpaires,  si  le  fr^pé  dp  la  rigolas  n'egt  pj^  pp 
griand  débl.ai,  il  est  évident  qup  ce  sysfèpe  ser^  le  plus  ayantagpux,  JSn  P9$ 
d'^cpidept,  m  ipoyep  des  rpggrds  espac/és  sur  t^nP^  l'étendue,  pp  défpf- 
mine  entre  quds  points  il  y  a  eu  jspit  un  t^ssepiept,  spit  un  pboulem^nl;  soit 
une  pprfe;  puis  pn  ^uillapt  pu  piilieu  pptpe  deu)^  rpg^rjdsy  puis  ^p  milipp 
entffi  ces  n^ijieux  pt  |es  pxtrémifés,  on  fipi/t  pé<^s^ireq)pnt  p^r  découyrjr 
la  partie  où  dps  réparationsspnt  nécess^irp^;  pepepdant  op  doit  pompr&^4rp 
qm  dp  légères  ay;|rips  arrivées  sur  plusipprs  ppipts  ppprr^ent  être  très.- 

aiizqiieHas  on  doU  salûfairc,  le  mode  et  las  difficultés  de  cajosUiictûm^  obligeiU  h  donner  k  h  galfif  is 
t^  pfjpa^  jdifféreijite.  fi  en  résulte  alors  que  la  pressûm  n'est  p|4is  const^i^te  di»ns  tgus  les  \Q'mts , 
qu'elle  ne  passe  plus  par  leur  milieu  ^  que  les  jans  tendent  à  s'ouvrir  à  Tintrados  et  )es  autres  ^ 
Textrados-  mais  ces  derniers,  ne  pouvant  le  faire  qu'en  comprimant  le  terrain,  déterminent  une 
preœion  normale  au  point  même  où  elle  est  nécessaire  pour  TéquiUbre.  Le  ierraiH  joue  Je  rftte 
4i$$  c^relw  qui  aewi^ean^ik  i^s  dau^ve^du  t^neau. 
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longues  à  découvrir,  et  très-dispendieuses  à  réparer.  Un  enduit  de  ciment 
sur  lequel  on  9vait  compté  s'est  exfolié  et  encombre  le  i-adier  ;  de  légères 
fissures,  qui  isolément  n'ont  pas  grande  importance,  mais  qui,  répétées 
sur.une  grande  longueur,  ont  pour  résultat  de  faire  perdre  beaucoup  d'eau, 
pourront  donner  lieu  à  des  recherches  très-longues ,  peut-être  plus  dis- 
pendieuses que  les  réparations  elles-mêmes.  Quoi  qu'il,  en  soit,  ces  petits 
aqueducs  nous  paraissent  parfaitement  convenir  lorsque  les  quantités 
d'eau  sont  peu  importantes. 

Nous  venons  de  dire  que  la  pression  en  chaque  point  de  la  paroi  est 
inconnue  :  il  est  néanmoins  facile  de  reconnaître  qu'elle  doit  être  plus  forte 
dans  le  sens  vertical  que  dans  le  sens  horizontal.  La  courbe  d'équilibre 
doit  donc  affecter  la  forme  d'une  ellipse  d'autant  plus  allongée  que  le  ter- 
rain a  plus  de  cohésion,  et  se  rapprochant  d'autant  plus  du  cercle  que  le 
terrain  est  plus  fluide. 

On  peut  construire  ces  petits  aqueducs  en  maçonnerie,  en  béton^  en 
ciment,  ou  enfin  leur  substituer  des  tuyaux  de  poterie.  Le  choix  entre  ces 
divers  modes  dépend  évidemment  des  circonstances  et  des  ressources  lo- 
cales. Les  épaisseurs  à  donner  aux  revêtements  sont  tellement  faibles  qu'elles 
échappent  à  tout  calcul.  Dans  des  sections  aussi  petites,  il  ne  peut  guère 
y  avoir  renversement  à  l'intérieur;  le  seul  accident  à  craindre  serait  un 
tassement  du  sol,  occasionné  non  pas  par  le  poids  de  l'ouvrage,  mais  par 
des  tiltrations  qui  s'en  échapperaient.  Il  serait  donc  dangereux  d'établir 
ces  aqueducs  sur  des  remblais.  Quant  aux  terrains  vierges,  c'est  à  l'in- 
génieur à  apprécier  sur  place  les  précautions  spéciales  à  prendre.  Disons 
seulement  que  dans  la  plupart  des  cas  le  pilonage  de  la  fouille  suffira. 
Quant  aux  propoitions  à  donner  à  la  section  mouillée,  le  chapitre  précé- 
dent fait  connaître  ce  qu'elles  doivent  être  dans  l'intérêt  de  la  vitesse  de 
l'eau,  mais  il  est  évident  qu'on  pourra  les  faire  varier  pour  satisMre  à 
d'autres  convenances.  Beaucoup  de  pays  offrent  des  matériaux  très* 
propres  à  faire  des  dalles  de  recouvrement,  ce  qui  dispense  de  voûter; 
on  limitera  alors  la  largeur  à  la  dimension  convenable  pour  utiliser  ces 
matériaux  et  se  dispenser  de  la  constraction  d'une  voûte.  Si  on  ne  veut 
pas  recevoir  les  eaux  du  terrain  traversé  à  cause  de  leur  qualité,  ces  dalles 
devront  être  maçonnées  entre  elles.  Il  est  avantageux  que  le  radier  de 
ces  aqueducs,  et  surtout  de  ceux  dont  nous  allons  parler  tout  à  l'heure, 
soit  arrondi;  non-seulement  cette  forme  est  favorable  à  la  vitesse  de  l'eau, 
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mais  elle  facilite  le  nettoiement  en  cas  de  besoin.  Un  enduit  de  ciment^ 
qu'on  fait  plus  épais  dans  les  angles,  convient  parfaitement  à  cet  usage. 
Nous  n-'entrerons  pas  dans  de  plus  grands  détails  ;  l'examen  des  planches  où 
sont  représentés  divers  aqueducs  et  les  explications  qui  les  accompagnent 
nous  paraissent  sufiisamment  compléter  les  considérations  que  nous  venons 
d'exposer.  Nous  parlerons  plus  loin  des  dépenses. 

104.  Loi'sque,  par  suite  des  exigences  du  nivellement,  la  fouille  d'un 
aqueduc  doit  être  descendue  à  une  grande  profondeur,  le  système  précé- 
dent perd  de  ses  avantages  sous  plusieurs  rapports.  En  effet,  supposons  que 
dans  la  tranchée  ordinaire  de  f  à  2°"  de  profondeur,  le  prix  du  petit  aqueduc 
soit  de  10  francs,  il  s'élèvera  à  20  ou  à  30  dans  la  partie  du  parcours  où  un 
grand  déblai  sera  nécessaire;  il  faudra  alors,  non-seulement  approfondir  la 
fouille,  mais  l'élargir  et  l'étayer  pour  que  les  hommes  puissent  descendre 
jusqu'au  fond  ;  de  là  un  énorme  surcroit  de  dépense ,  qui  sera  le  même 
pour  le  petit  que  pour  le  grand  aqueduc;  de  sorte  que  l'économie  relative 
ne  compensera  plus  les  inconvénients  que  nous  avons  signalés  plus 
haut,  d'autant  plus  que  la  position  de  l'aqueduc  les  aggravera  singulière- 
ment; ainsi  les  recherches  des  avaries  qui  pourraient  arriver  à  d'aussi 
grandes  profondeurs  deviennent  presque  impossibles.  Il  faut  donc ,  en 
général,  que  dans  les  fouilles  profondes,  l'aqueduc  puisse  être  parcouru. 
Quelles  dimensions  sont  nécessaires  pour  se  procurer  cet  avantage? 
L'exemple  de  l'aqueduc  de  Dijon  (fig.  46),  construit  sous  l'habile  direction 
de  M.  Darcy,  est  là  pour  prouver  que  0"*,90  de  hauteur  sur  0°',60  de  lar- 
geur suffisent  parfaitement  pour  que  la  visite  puisse  se  faire  sans  fatigue 
excessive.  Il  faut  remarquer,  en  effet,  qu'il  ne  s'agit  pas  d'une  visite  quo- 
tidienne ou  même  mensuelle  ;  il  suffît  que  de  temps  en  temps  un  homme 
muni  d'une  torche  puisse  examiner  toutes  les  parties  de  l'aqueduc;  à 
l'aide  des  regards,  il  peut  multiplier  ses  repos,  diviser  sa  visite,  ete.,  eto.  ; 
le  moyen  terme  pris  par  M.  Darcy  nous  parait  donc  parfaitement  rationnel. 
Grâce  à  cette  dimension,  l'aqueduc  de  Dijon  présente,  pour  la  sécurité  de  la 
distribution,  les  mêmes  avantages  que  les  aqueducs  des  plus  grandes  di- 
mensions ;  les  inconvénients  qui  lui  restent  sont  pour  ainsi  dire  une  affaire 
de  service,  dont  le  public  n'a  pas  à  souffrir;  c'est  une  indemnité  de  deux 
à  trois  cents  francs  par  an  à  donner  au  fontainier  visiteur,  qui,  muni  de 
bottes  d'égouttier,  doit  le  parcourir  dans  toute  son  étendue.  Pour  que  cet 
aqueduc  pût  être  facilement  visité  par  un  homme  debout,  il  aurait  fallu 
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donner  aux  pieds-droits  un  excédant  de  hauteur  de  1",  qui,  d'après  les  di- 
mensions adoptées,  eût  exigé  un  excédant  de  tnaçonnerie  de  0""^',80,  et; 
ayec  les  terrassements^  eiitraîiié  à  une  dépensé  d'au  moins  10  ft*ane8  par 
mètre  courant,  sôit  de  140,000  francs  pour  la  longueur  dfe  gusktorze  ki- 
lomètres. On  comprend  facilement  que,  pour  une  pareille  économie^  on  se 
résigne  à  une  gêne  accidentelle. 

Un  autre  avantage  de  ce  système  d'aquedùc,  c'est  qu'il  peut  koddliire 
une  quantité  d'eaù  tfès-yariable,  tandis  que  leS  petits  aqueduc!»  seraient 
promptement  dégradés^  si  la  sous-pressIon  de  l'eau  Tenait  à  sodlever  lefe 
voûtes  ou  les  dalles  qui  limitent  leur  Sectidh.  On  remédie  à  cet  incdnré- 
nient  au  moyen  de  dévet*sôirs  établis  sur  lëUr  parcours,  dans  dèà  endroits 
convenables.  Les  tuyaux  en  poterie,  étant  susceptibles  de  supporter  une 
certaine  pression  sans  se  rompre,  se  prêtent  plus  que  les  petits  aqueducs 
à  conduite  des  quantités  d'eau  variables. 

La  dimension  essentielle  de  èetté  espèce  d'aqueduc  est  la  hadteur  :  il  est 
évident  qu'enl'augmentant  on  facilite  le  parcours;  cen'est  plusqu'uneques* 
tion  de  dépense.  Gependaht,  il  faut  reconnaître  qu'on  y  trouva  aussi  certains 
avantages  qui  ont  plus  ou  moins  d'importance,  suivant  les  birconstances 
locales.  En  cas  de  réparatioUj  nn  ouvrier  ne  pourrait  qu'avec  peine  se 
servir  de  ses  otitils,  transporter  des  matériaux,  etc.j  etc.  Si  les  eûnx  dé- 
pôSèrit,  si  l'aqueduc  a  besoin  d'être  curé  de  temps  en  temps,  on  doit  aug- 
menter ses  dimensions  et  prendre  celles  des  ëgouts.  Les  figiireS  61  à  80 
fdurnissërit  im  grand  riombre  d'exemples  d'égouts^  d'aqiieducs  exéetitésou 
projetés;  qui  pourront  servir  de  base  aux  études  de  ririgénieur:  Dàtis  beau- 
coup d'anciens  aqueducs,  on  a  ménagé  sur  un  côté ,  quelquefois  sur  les 
deux  côtés,  une  banquette  au  moyen  de  laquelle  on  peut  les  visiter^  ré-^ 
parer^  nettoyer  à  pied  sec.  Il  est  évident  que  c'est  là  une  commodité  dont 
on  doit  tenir  (compte  i  mais  on  peut;  en  supprimant  par  la  pensée  la  Hau- 
teur de  la  cuvette  de  celle  des  pieds-doits;  savoir  ce  qu'elle  coûte  et  com- 
parer la  dépense  à  l'importance  dd  sel*vice  rendu. 

103.  Qil'bn  nbùs  permette,  potiv  co'WJ)lêtër  ces  cbtisidératibriS  gétié- 
rdles,  de  Paire  l'èiâmèti  critiqdè  dfejJ  jjf^rtflls  dêé  deux  dquediibs  consifùlt^ 
darlè  l'intérieur  de  Paris. 

Ëh  Jetant  un  coup)  d'œil  silr  la  section  i»éprëséHtée  par  M  flg;  ii;  oh 
recbtlnaît  de  suite  ^uè  ringcriîèUt  a  complètement  fait  abstHbtion  flé  la 
pbsitiori  souterraine  (le  ces  galeries,  car  les  fnîiçohrièllfeà  btii  liHë  é(iaîàSèiif 
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plus  que  suffisante  pour  l'équilibre,  même  dans  le  cas  où  elles  seraient  con- 
struites au-dessus  du  sol.  Dans  cet  ordre  d'idées,  les  retraites  extérieures, 
en  admettant  qu'elles  fussent  nécessaires  à  la  solidité  des  maçonneries, 
seraient  encore  des  fautes  ;  car,  en  élevant  les  pieds-droits  verticalement  à 
Taplomb  de  la  dernière  retraite,  on  pouvait  donner  0°',20  de  plus  à  la  largeur 
de  la  cuvette  d'eau  et  à  la  banquette  de  halage,  sans  diminuer  en  qpoi  que  ce 
fét  l'épaisseur  moyenne  des  maçonneries  ;  que  si  les  dimensions  eu  excès 
de  la  cuvette  et  de  la  banquette  étaient  jugées  superflues,  on  pouvait,  en 
conservant  toujours  la  mépe  épaisseur  aux  maçonneries,  supprimer  les  re- 
traite^ ce  qqi  aurait  diminué  la  largeur  de  la  tranchée.  Il  ne  faut  jamais 
perdre  de  vue,  en  effet,  qu'une  retraite  extérieure,  qui  a  souvent  peu  de 
hauteur,  oblige  d'élargir  la  tranchée  dans  toute  la  hauteur,  ce  qui  occa- 
sionne une  trèsrgrapde  dépeni^e.  Nous  croyons  donc  qu'on  peut  poser  en 
prâncipe  que  toute  galerie  en  tr^inchée  ne  c|oit  pas  avoir  de  retraite  exté- 
rieure. 

Si  maintenant  on  examine  la  forpe  de  la  cuvette,  on  reconnaît  que  la 
largeur  et  la  profondeur  ne  sont  pas  dans  le  rapport  qu'exigerait  le  maxi- 
mum de  la  vitesse  de  l'eau  ;  ce  serait  là  un  faible  inconvénient  si  la  sec- 
lion  adoptée  était  dans  les  coQditions  du  minimum  de  dépense.  Or,  oo 
reconnaît  bien  vite  qu  a  cause  de  l'énorme  épaisseur  des  pieds-droits,  sur- 
tout du  côté  de  la  banquette,  il  y  a  grand  avantage  à  élargir  la  cuvette  et  à 
diminuer  sa  hauteqr.  En  effet,  les  deux  pieds-droits  ont  ensemble  une  épais- 
seur c|e  2°"., 60,  tandis  que  celle  de  la  voûte  et  du  radier  n'est  que  de  1°";  par 
conséquent,  en  augmentant  la  largeur  de  la  cuvette  de  0'^,10  et  diminuant 
s^  l^auteur  de  la  même  quantité,  on  gagne  0°^*^*,  16  de  maçonnerie  sans  dimi- 
mw  la  section  ;  la  proportion  est  donc  mauvaise  sous  tous  les  rapports.  For- 
toas  la  largeur  delà  cuvette  à  S'^jiO,  réduisons  sa  hauteur  moyennq  à  0^,90, 
élevons  ensuite  au-dessus  de  la  banquette  un  profil  plus  rationnel  que  ne 
l'est  celui  qui  est  exécuté,  et  nous  obtiendrons  une  économie  de  4"^*^  de  ma- 
çonnerie, de  a9>'?-,50  de  déblai,  représentant  une  dépense  de  plus  de  100  fr. 
par  mètre  courant,  ou  de  400,000  fr.  pour  l'aqueduc,  tout  en  laissant  h  la  ga- 
ïexi^  «£t  bs^nquatte,  et  sa  retraite  intérieure  destinée  à  snpporter  un  plancher 
ea  cas  de  réparations,  ie  pro61  modifié,  indiqué  daqs  la  fig.  47  par  une  ligne 
ponctuée,  donne  en  même  temps  beaucoup  plus  d'air  et  d'espace  dans  )a 
()artie  au-dessus  de  l'eau,  avec  une  largeur  qui  pern^el  le  parcours  d'un 
assez  fort  batelet,  avec  une  diminution  de  poids  sur  chaque  mètre  de  fonda- 
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tien  et  de  hauteur  d'eau  sur  le  radier^  c'est*à-dire  avec  moins  de  chances 
de  filtrations.  Maintenant  si,  entrant  plus  avant  dans  l'examen  du  service 
de  l'aqueduc,  nous  discutions  l'utilité  de  la  retraite  intérieure,  et  celle  de  la 
banquette,  qui  pourrait  être  supprimée  ou  remplacée  par  une  planche 
portée  sur  des  corbeaux  de  fonte,  nous  arriverions  à  des  formes  encore  plus 
économiques.  Disons  cependant  que  l'aqueduc  de  ceinture  étant  à  la  fois 
un  réservoir  et  un  aqueduc,  c'est-à-dire  que  l'eau  y  étant  alternativement 
en  mouvement  et  tranquille,  la  section  que  nous  proposons  pour  la  cu- 
vette eût  dû  être  approfondie  vers  l'extrémité  pour  contrebalancer  l'effet 
de  la  pente.  Mais  nous  ne  le  considérons  ici  que  comme  type  d'aqueduc 
destiné  à  conduire  une  grande  masse  d'eau ,  nous  réservant  d'examiner 
plus  tard  son  rôle  dans  la  distribution  de  Paris. 

La  section  de  l'aqueduc  Saint-Laurent  (fig.  48)  nous  paraît  au  moins  aussi 
défectueuse  que  celle  de  l'aqueduc  de  ceinture  ;  les  mêmes  corrections 
sont  à  faire.  En  retranchant  de  la  cuvette  0"',70  de  hauteur,  en  donnant 
une  courbure  aux  pieds-droits,  en  supprimant  la  retraite  extérieure,  on 
arriverait  à  une  forme  aussi  solide,  plus  économique  (un  tiers  de  moins  de 
maçonnerie),  et  qui  permettrait  de  parcourir  cet  aqueduc  en  bateau,  ou 
avec  des  bottes  d'égouttier,  si  l'on  ne  jugeait  pas  à  propos  d'établir  des 
planches  sur  des  corbeaux.  Ces  sections  ne  sont  donc  pas,  suivant  nous, 
des  exemples  à  suivre. 

Nous  ne  continuerons  pas  plus  loin  cet  examen  critique,  qui  n'a  d'autre 
but  que  de  faire  sentir  combien  l'étude  de  la  section  à  donner  à  un  aqueduc 
est  impoitante.  On  ne  peut,  comme  pour  les  tuyaux,  présenter  des  formes 
types  qui  soient  toujours  à  imiter  ;  ce  sont  les  circonstances  locales,  les 
matériaux  dont  dispose  l'ingénieur,  et  une  étude  approfondie  qui  doivent 
le  déterminer  dans  tous  les  cas.  Les  considérations  dans  lesquelles  nous 
venons  d'entrer  n'ont  pas  pour  but  d'y  suppléer,  mais  d'en  faire  sentir  la 
nécessité. 

106.  La  plupart  des  réflexions  précédentes  s'appliquent  aux  galeries 
destinées  à  recevoir  des  tuyaux  de  conduites.  Nous  parlerons  plus  loin  de 
la  question  de  savoir  si  les  tuyaux  doivent  être  placés  en  galeries;  et, 
quoiqu'à  notre  avis  on  ne  doive  pas  en  général,  surtout  pour  les  petites 
distributions,  faire  de  galeries  spéciales  pour  les  conduites,  il  n'en  est  pas 
moins  vrai  que  lorsque  ces  galeries  peuvent  en  même  temps  servir  ù 
d'autres  usages,  il  devient  avantageux  d'y  placer  les  tuyaux  de  conduites. 
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En  effet,  il  suffit  d'un  léger  élargissement  de  Tégoulpourle  rendre  propre 
à  cet  usage,  et  cet  élargissement  est  toujours  très-peu  dispendieux,  ainsi 
que  nous  l'avons  fait  remarquer  plus  haut. 

Les  galeries  peuvent  contenir  une  ou  plusieurs  conduites  :  à  notre  avis 
elles  ne  devraient  jamais  en  contenir  plus  de  deux,  à  moins  que  les  eaux 
à  conduire  ne  soient  de  nature  et  de  charge  différentes.  Nous  avons  fait 
voir  précédemment  (n""  154)  l'énorme  excédant  de  dépense  qui  résulte  de  la 
multiplicité  des  conduites  dans  la  même  direction.  La  galerie  Saint-LaurenL 
(fig.  49),  dans  la  distribution  de  Paris,  en  fournit  un  exemple.  Elle  contient  : 

Une  conduite  de  0-,60,  pour  laquelle  V^P  est 0,279 

Deux  conduites  de  0«,50,  pour  lesquelles  y^  est 0,353 

Deux  conduites  de  0«,40,  pour  lesquelles  ^^D*  est 0,202 

Le  diamètre  moyen  est  0",93,  pour  lequel  J^D»  est 0,834 

Ainsi,  on  a  dépensé  (60  +  2X50+2x40)  =240  fr.,  au  lieu  de 
83  fr.  qu'aurait  coûté  un  seul  tuyau,  sans  compter  l'augmentation  de 
hauteur  et  de  largeur  qu'on  a  été  obligé  de  donner  à  la  galerie.  Admet- 
tons que,  pour  assurer  le  service,  on  ait  jugé  nécessaire  de  partager  l'eau 
en  deux  conduites,  leur  diamètre  commun  eût  dû  être  de  0",71  (voir  à  la 
Table  des  diamètres  le  chiffre  correspondant  à  0,417),  et  la  dépense  eût 
été  de  142  fr.  environ.  Un  aussi  grand  nombre  de  conduites  dans  une 
galerie  ne  saurait  donc  se  justifier  à  aucun  point  de  vue. 

Quand  les  galeries  à  conduites  servent  en  même  temps  d'égouts,  on 
élève  ces  dernières  sur  des  banquettes  pour  qu'elles  ne  soient  pas  immergées 
dans  Teau  à  laquelle  l'égout  donne  écoulement,  ce  qui  dissimulerait  les 
fuites  et  rendrait  les  réparations  plus  difficiles.  Pour  rendre  l'opération  du 
matage  des  joints  plus  facile,  on  élève  encore  la  conduite  au-dessus  de  la 
banquette  par  de  petits  tasseaux  de  brique  placés  de  distance  en  distance. 
Au  lieu  de  banquettes,  qui  viennent  prendre  une  partie  de  la  section  des 
égouts,  on  emploie  souvent  des  consoles  en  fonte  qui  ont,  en  outre,  l'avan- 
tage de  faciliter  beaucoup  la  pose  et  les  réparations.  À  égalité  de  prix,  ce 
système  est  bien  préférable;  il  appartient  à  l'ingénieur  de  comparer  les  dé- 
penses, suivant  le  diamètre  des  conduites  et  les  circonstances  locales.  Nous 
fournissons  plus  loin  tous  les  éléments  nécessaires  pour  cette  comparaison. 

107.  11  nous  reste  maintenant  à  traiter  la  question  de  savoir  dans  quel 
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cas  il  faut  avoir  recqurs  aux  conduites  forcées  et  aux  conduites  libres  ou 
aqueducs. 

Si  Ton  considère  le  problème  de  la  conduite  des  eaux  d'une  maniè^ 
abstraite,  les  deux  systèmes  peuvent  être  appliqués  partout.  En  effet,  une 
ligne  d^eau  ÀB  étant  donnée  (fig.  50),  on  peut  adopter  une  section  d^a- 
queduc  de  forme  quelconque  et  de  surface  suffisante  pour  porter  la  quan- 
tité d-eau  déterminée;  on  creusera  la  galerie  en  tranchée  ou  en  souterrain 
quand  la  ligne  d^eau  sera  en  déblai,  et  on  élèvera  un  mur  ou  des  arcades 
quand  elle  sera  en  remblai.  Quant  au  tuyau,  nous  avons  fait  voir  plus  haut 
qu'il  peut  en  toute  circonstance  être  substitué  à  l'aqueduc,  en  le  plaçant 
au-dessous  de  la  ligne  de  charge  et  en  lui  donnant  une  section  ae  1/10 
environ  plus  grande  que  celle  de  l'aqueduc.  Ainsi  ^  matliémaliquement, 
les  deux  systèmes  peuvent  toujours  être  substitués  l'un  à  l'autre;  mais, 
économiquement,  la  question  change  de  face,  et  chacun  des  systèmes  trouve 
sa  place,  suivant  les  circonstances  locales. 

Quoique  les  anciens  connussent  les  tuyaux  de  plomb  et  de  poterie,  ils 
se  seiwaient  presque  exclusivement  d'aqueducs  pour,  conduire  les  eaux, 
surtout  en  grande  masse.  Les  tuyaux  de  poterie  ne  pouvant  supporter,  que 
de  faibles  pressions  et  les  tuyaux  de  plomh  étant  excessivement  cheis, 
surtout  pour  de  gros  diamètres ,  le  choix  presque  exclusif  qu'ils  fotsaient 
des  aqueducs  était  parfaitement  rati|onnel.  Disons  de  plus  que,  sauf  en  ce 
qui  concerne  les  conditions  scientiBques  du  tracé  des  aqueducs,  la  con- 
struction de  ces  ouvrages  a  s\  peu  fait  de  progrès  depuis  l'antiquité,  qu'il 
serait  fort  ditBcile  de  distinguer  un  aqueduc  moderne  d'up  aqueduc  ro- 
main. Il  n'en  est  pas  de  même  de  1  art  de  construire  les  conduites  forcées; 
l'application  de  la  fonte  à  cet  usage  constitue  un  progrès  énorme  dans 
l'art  de  cqnduire  les  eaux.  Le  prix  de  ce  métal  diminue  sans  cesse  ;  on  a 
perfectionné  les  procédés  de  moulage,  d'asse^mblage,  de  sorte  que  k§  con- 
duites de  même  diamètre  coûtent  aujourd'hui  moitié  poins  cher  q\]iQ  ce 
qu'elles  coûtaient  il  y  a  trente  ans.  Quant  à  \^  comparaison  du  prix  de 
ces  conduites  de  fonte  avec  les  conduites  de  plomb  anciennement  em- 
ployée$,  nous  ne  saurions  la  faire  exactement  :  nous  avons  dit  plus  haut 
(n^  90)  que,  pour  trouver  la  même  résistance  dans  uae  barre  de  ploaib 
que  dans  une  baiTC  de  fonte,  tl  faut  dépenser  trente  fois  plus,  mais 
que  ce  rapport  est  peutêtre  exagéré  en  ce  qui  concerne  les  tuyaux; 
cependant,  comme,  chez  les  anciens,  la  valeur  du  plomb  par  rapport  à  la 
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maçonnerie  était  certainement  beaucoup  plus  considéi^ble  qu'elle  ne  Test 
aujourd'hui,  on  ne  se  tromperait  pas  beaucoup  en  se  servant  de  cette 
base;  c'est-à-^dire  qu'une  conduite  libre  coûte  aujourd'hui  te  qu'elle  coû- 
tait autrefois  y  et  une  conduite  forcée ,  trente  fois  moins.  On  doit  cdm- 
prendre  par  là  que  le  problème  de  la  conduite  des  eaux  se  présente 
aujourd'hui  dans  des  conditions  toutes  différentes  de  ce  qu'elles  étaient 
dans  l'antiquité.  Lorsque  les  aticletis  avaient  besoin  de  conduire  de  l'eau, 
ils  ne  pouvaient  avoir  recours  qu'à  un  acqueduc  de  maçonnerie  d'une 
construction  en  général  facile,  du  à  de  très-lourds,  très-dispendieux  et 
très-mauvais  tuyaux  de  plomb  ^  figure  53.  Il  n'est  donc  pas  étonnant 
qu'ils  aient  presque  toujours  construit  des  aqueducs  qui;  de  plus,  dans 
le  passage  des  vallées,  ont,  pbur  lès  architectes,  l'avantage  de  nécessiter 
des  travaux  gigantesques  qui  frappent  les  esprits  et  font  £idmirer  les 
constructeurs.  Mais  aujourd'hui  l'alteinative  n'étant  plus  lamème^  l'imi- 
tation des  anciens,  sous  ce  rapport^  serait  une  faute  économique;  il  faut 
donner  aux  conduites  forcées  le  terrain  qu'elles  ont  conquis  sur  les  con- 
duites libres;  il  y  a  plsice  encore  pour  tous  les  systèmes,  nous  allons  cher- 
cher à  déterminer  les  circonstances  où  chacun  d'eux  doit  être  appliqué. 

.  Lorsque  la  lighe  d'eaii  oîi  li^ne  de  charge  sfe  trouve  en  déblai,  l'aqueduc 
présente,  sur  la  conduite  forcée^  désavantages  qui  varient  avec  le  système 
d'aquediic,  et  avec  la  quantité  d'eau  débitée.  Supposons  un  petit  aqueduc, 
ayant,  par  exemple,  6"*,3Ô  sur  0"',15  de  section  mouillée,  soit  0"-^-,045;  si 

nous  voulons  le  remplacer  par  une  conduile>  elle  devra  avoir  0"-^*,045  ||gl  = 

0'"-^)b49  de  sèctlouj  soit  0«',25  de  diamètre.  Cette  fcoridulté  boutera  25  fl-. 
par  mètre  i;Oùt*ant^  tandis  que  le  petit  aqueduc  coûtera  à  peine  10  fr.  Si 
l'âqueduc  est  dn  peu  pluâ  grand  et  qu'on  en  double  là  section  utile,  en  don- 
nant 0",  15  de  p\m  aux  pied-droits,  ce  sera  à  peine  une  augmentation  de  2 
à  3  fr;  par  ttiètrë  potir  l'aqùedufc,  tandis  qu'il  faudra  JjrtHer  le  diamètre  do 
la  bondnitè  à  0"',35j  et  la  dépense  à  84  fr:  On  aura  donc  22  fr:  d'éconoiiiie 
par  mêtrë;  Maiâ  bette  économie  disparaîtrait  et  il  y  aurait  excès  de  dépende, 
si  l'on  adoptait  pôiir  une  aussi  faible  quantité  d'ëaU  Urt  aqueduc  où  Un 
homme  pût  pénétrer  ;  car  il  serait  diffidle  d'fexécuter  un  àquedilc  semblable 
à  thoinsde  35 fr.  Ënentraht  dans  ce  système,  rétohomîerelaiivfe  s'amoin- 
drit^ parce  que  là  sebtloh  mouillée  n'est  plus  qu'une  petite  fractioh  de  Id  sec- 
tion totale:  Supposons  (fUè  dans  un  dqùédne  de  ce  genre;  ayant O'-jOG  de  lar- 
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geur,  la  hauteur  d'eau  soit  de  0"',40,  la  section  mouillée  sera  de  O'^^âl*,  et 
Ton  pourra  substituer  à  Faqueduc  une  conduite  O'^^GO;  on  voit  donc  que  si 
celui-ci  doit  coûter  40  fr.,  l'économie  n'est  plus  que  du  tiers  de  la  dépense 
totale.  Elle  sera  plus  considérable,  si  l'on  suppose  une  plus  grande  hauteur 
d'eau  dans  l'aqueduc;  mais  alors  on  ne  pourra  plus  que  difficilement  visiter 
cet  ouvrage  lorsqu'il  sera  en  service  :  ce  sera  un  aqueduc  du  premier  genre. 

Quant  aux  aqueducs  qui ,  comme  celui  d'Arcueil  (fig.  51),  conduisent 
peu  d'eau  et  peuvent  être  parcourus  à  pied  sec  par  des  hommes  debout, 
ils  sont  beaucoup  plus  dispendieux  que  les  conduites.  La  différence  s'a- 
moindrit, il  est  vrai,  avec  la  quantité  d'eau;  mais  nous  doutons  qu'elle 
puisse  jamais  devenir  nulle.  Ainsi,  l'aqueduc  de  ceinture  de  Paris  a  coûté 
800  fr.  environ  par  mètre  courant,  et  il  ne  fait  guère  l'effet  que  de  trois 
tuyaux  de  1""  de  diamètre  qui  ne  coûteraient  pas  la  moitié  de  cette  somme. 
Nous  reviendrons  tout  à  l'heure  sur  ce  sujet. 

La  comparaison  que  nous  venons  de  faire  est  incomplète  sous  bien  des 
rapports,  car  elle  ne  tient  pas  compte  de  beaucoup  d'éléments  qui  peuvent 
emprunter  une  grande  importance  des  conditions  où  Ton  se  trouve  placé. 

Disons  d'abord,  en  faveur  de  l'aqueduc,  surtout  de  celui  qui  peut  être  vi- 
sité, qu'il  présente  beaucoup  plus  de  sécurité  pour  la  distribution;  peuirétre, 
pour  en  obtenir  une  équivalente  avec  des  tuyaux,  faudrait-il  les  doubler,  ce 
qui,  comme  nous  l'avons  vu,  augmente  beaucoup  les  dépenses,  dans  le 
rapport  de  1  à  1.56.  Que  si  les  eaux,  comme  celles  d'Arcueil,  forment  des 
dépôts  calcaires  ou  autres,  le  nettoiement  est  beaucoup  plus  facile  et  beau- 
coup moins  dispendieux.  Mais  c'est  là  un  avantage  dont  il  ne  faut  guère  tenir 
compte,  car  des  eaux  chargées  d'une  telle  quantité  de  carbonate  de  chaux 
ne  devraient  pas  être  mises  en  distribution.  On  ne  s'en  servait  autrefois  qu'à 
cause  de  l'ignorance  où  l'on  était  des  moyens  d'élever  l'eau,  ce  qui  obligeait 
à  avoir  recours  presque  exclusivement  à  des  sources  plus  élevées  que  les 
points  que  l'on  voulait  alimenter,  et  rendait  peu  difficile  sur  le  choix  des  eaux. 

Les  considérations  à  faire  valoir  en  faveur  des  tuyaux  sont  d'un  autre 
ordre.  Nous  les  avons  supposés  placés  dans  le  tracé  même  de  Faqueduc; 
or,  c'est  là  une  supposition  trop  défavorable,  attendu  que  la  conduite  for- 
cée n'est  nullement  astreinte  à  suivre  les  développements  de  la  ligne  de 
charge  sur  le  terrain.  Pour  conduire  les  eaux  d'Usez  à  Ntmes,  les  Romains 
ont  été  obligés  de  faire  un  aqueduc  de  50  kil.  de  développement,  quoique 
ces  deux  villes  ne  soient  qu'à  20  kil.  lune  de lautre.  Nous  voyons  qu'une 
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conduite  forcée  n'aurait  eu  que  la  moitié  de  cette  longueur  ;  de  là  deux  éco- 
nomies :  celle  de  ktjongueur,  et  celle  du  diamètre,  résultant  de  Taugmen- 
tation  de  la  pente  par  mètre.  Le  diamètre,  en  effet,  aurait  pu  être  réduit 
dans  le  rapport  de  1  à  0,87.  Enfin,  par  cela  même  que  le  tracé  de  Ta- 
qneduc  est  assujetti  à  suivre  la  ligne  de  charge  et  toutes  les  sinuosités  du 
terrain,  il  est  souvent  obligé  de  traverser  des  terrains  précieux  dont  il  faut 
indemniser  les  propriétaires,  tandis  que  la  conduite  forcée,  qui  n'est  sou- 
mise à  d'autre  condition  qu'à  se  trouver  au-dessous  de  la  ligne  de  charge, 
peut  être  placée  dans  les  rues,  dans  les  chemins,  dans  les  propriétés  publi- 
ques où  son  passage  sera  gratuit.  Cette  liberté  dans  le  tracé  permet  en 
même  temps  de  desservir  en  route  quelques  intérêts,  et  d'ajouter  à  Futilité 
de  la  distribution. 

Le  tracé  d'un  aqueduc  est  soumis  à  des  conditions  plus  rigoureuses  que 
celui  des  routes  et  des  chemins  de  fer,  puisqu'il  n'admet  que  des  pentes 
presque  insensibles,  et  jamais  de  contre-pentes;  il  prendrait  donc  un  déve- 
loppement excessif,  si  l'on  s'astreignait  à  suivre  la  ligne  du  sol.  Pour  abréger 
sa  longueur,  on  se  décide  souvent  à  couper  les  contre-forts  par  de  grandes 
tranchées,  et  les  vallées  aflOuentes  par  des  ponts-aqueducs,  c'est-à-dire  à 
placer  la  ligne  de  charge  en  déblai  ou  en  remblai.  Quand  la  ligne  de  charge 
est  en  grand  déblai,  c'est  une  circonstance  qui  doit  en  général  déterminer 
à  choisir  l'aqueduc  de  préférence  au  tuyau;  un  tuyau  nécessiterait  en  effet 
la  même  tranchée  et  probablement  la  même  dépense  qu'un  aqueduc;  de 
plus,  Âtué  à  une  aussi  grande  profondeur,  il  pourrait  se  rompre  sans  qu'on 
s'en  aperçût  à  la  surface  du  sol,  car  l'eau  ne  pouvant  remonter  jusque-là  ne 
pourrait  trouver  d'issue  que  latéralement;  les  recherches  seraient  telle- 
ment diflQciles  et  dispendieuses,  qu'on  serait  probablement  obligé  de  placer 
le  tuyau  dans  une  galerie  qui  en  permit  la  visite  en  tout  temps.  II  est  donc 
beaucoup  plus  simple  de  mettre  l'eau  elle-même  dans  la  galerie,  on  éco- 
nomise ainsi  le  prix  du  tuyau. 

108.  Lorsque  la  ligne  de  charge  est  en  remblai,  la  construction  d'un 
aqueduc  entraîne  celle  d'un  mur  pour  le  supporter.  L'économie,  l'élé- 
gance et  quelquefois  la  nécessité  de  laisser  passer  un  cours  d'eau  ou  des 
voies  de  communication  transversales,  exigent  que  ce  mur  soit  percé 
d'arcades.  Un  remblai  ne  pourrait  guère  convenir  à  cet  usage,  à  cause 
des  tassements  auxquels  il  donnerait  lieu,  et  de  l'énorme  empâtement  des 
talus.  De  là  ces  magnifiques  ponts-aqueducs  que  les  Romains  ont  laissés  dans 
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tous  les  pays  qu'ils  ont  occupés,  que  nous  devons  admirer  et  ne  pas  imi- 
tePt  E^n  effet,  rien  n'est  si  cher  que  ces  sortes  d'ouvrages^  où  tout  est  angle 
et  parement,  et  par  conséquent  maçonnerie  de  choix.  Tous  les  ingénieuw 
qui  ont  construit  des  ponts  ou  des  yiaduos  savent,  en  effet,  que  les  tètes 
constituent  la  plus  grande  partie  de  la  dépense  ;  or,  dans  les  ponts«aqueduea, 
à  cause  de  leur  peu  de  largeur,  il  n'y  a,  pour  ainsi  dire,  que  des  tètes.  SU 
maintenant  on  compare  la  dépense  d'un  tuyau  ou  même  d*UD  système 
de  tuyaux  à  celle  d'un  pont-aqueduc,  on  arrive  presque  toujours  à  eoneluM 
en  faveur  du  premier  système. 

Qu'on  noua  permette  de  le  démontrer  par  quelques  exemples.  Dans  un  iq* 
téressant  Mémoire  sur  la  rigole  d'Yonne,  deatinée  à  alimenter  le  canal  du  Ni- 
vernais, M.  l'ingénieur  en  chef  Charrié  fournit  les  données  nécessaires  pour 
faire  cette  comparaison  sur  les  deui^  ponts^queduca  qui  ont  été  construits 
pour  le  passage  de  cette  rigole  sur  les  vallons  de  Montreuillon  et  de  T  Yonne. 

Le  dé))it  de  cette  rigole  doit  être  de  l*"'^',^)  débit  qui  serait  très-consi-^ 
dérahle  pour  upe  distribution  de  viUe.  On  ^  donné  à  cette  rigole  de  38  kilom. 
uue  pente  de  O'^^SO  par  kilom.  dans  la  première  partie,  de  0*^,40  dans  la  se^ 
çopde,  de  1°^  par  kilom.  sur  les  ponts-aqueducs»  et  de  0'',80  dans  les  tran-» 
chées.  La  hauteur  d'eau  est  partout  de  O^^^SOi  Le  profil  de  la  rigole  est  uq 
trapèze  avec  talus  ayant  l'^s^Q  om  t""  de  base  pour  l"^  de  hauteur,  suivant 
la  nature  du  terrain,  et  présentai^t  des  sections  de  1°',60  à  P,SQ,  c'est-à- 
dire  que  la  yitesse  y  est  d'envirqq  O'^jTO  par  seconde. 

Disons  de  sqite  que  le  mètre  cqurant  de  cette  rigole,  qui  présente  beau*^ 
coup  d'ouvrages  d'art  dans  son  parcourst  n'a  coûté  que  48  fr.,  beaucoup 
moins  qu'elle  n'avait  été  estimée,  deux  circonstances  qui  font  beaucoup 
d'honneur  ^  l'mgénieur  qui  ep  a  dirigé  les  travaux.  Ce  chiffre  de  dépenae 
siuffit  pour  démontrer  tout  l'avantage  de.  ce  système  sur  tout  autre,  dans  lea 
circonstances  où  il  fi  été  employé.  \\  est  évident  que  ni  aquoduo  ql  tuyau  ne 
pourraient  entrer  en  comparaison  sous  le  rapport  de  l'économie}  &Ofr,,  e'esl 
le  prix  d'nn  tuyau  de  0"*,50t  pt  Qn  ya  voir  qu'il  ep  faut  un  de  l^M  dans 
lea  pentes  les  plus  fortçs.  Mais  on  aur^^t  ^rt  de  conclure  à»  là  que  le  iQrs*. 
tème  de  tuyaux  n'aurait  dA  être  employé  nulle  part,  car  si  48  fr,  est  la  prix 
mpyen^  Iç  pri^  du  mètre  courant  s'él^y^aur  certain» p«tinta}uaqu'à  tyîoafr. 

Voyons  d'^ord  ce  que  coûterftit  un  tuyau  d^na  Iça  (^oqditiona  de  peate 
où  sQut  les  ponts-aqueducs.  Lo  dian\^tre  du  tuy«u.  éqwYalenI  noua  aéra 
donné  par  l'é^u^tioji  ; 
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d  OÙ  D  =  l™,â92,  soit  1^30. 

Un  tuyaa  de  1"30  serait  sans  contredit  le  parti  le  plus  économique  et 
peut-être  le  meilleur;  mais  pour  nous  mettre  à  l'abri  de  toute  objection 
sur  les  interruptions  de  service,  nous  supposerons  qu'on  emploie  le  sys- 
tème de  deux  tuyaux  indépendants.  L'équation  précédente  nous  donne  : 

|/D'zs=l,90. 

Nous  pouvons  donc  prendre  le  système  de  deux  tuyaux  de  1",  dont  la  dépense 
ne  dépassetîaît  certaînement  pas  300  fr.  le  mètre  courant  *.  Le  développe- 
meilt  du  profil  traversé  par  l'aqueduc  de  Marigny  étant  de  1 00*",  la  dépense 
en  tuyaux  posés  n'eût  été  que  de  30,000  fr.;  ajoutons  10,000  fr.  pour  robi- 
nets de  décharge  et  travauic  divers,  et  nous  arrivons  à  un  chiffre  de  40,000  fr . 
L'aqueduc  en  ma^fonnerîe  en  a  coulé  Ï0,000. — C'est  une  économie  de  43 
pour  100.  Mais  le  pont-aqueduc  de  Marigny  est  petit,  sa  plus  grande  hauteur 
au-dessus  du  fbnd  de  la  vallée  est  de  14",30.  Faisons  le  même  calcul  pour 
celui  de  Montreuillon,  dont  la  plus  grande  hauteur  est  de  33%6T,  et  nous 
trouverons  un  résultat  beaucoup  plus  avantageux.  Le  développement  de  la 
Conduite  eût  été  de  170**,  ce  qui  eût  donné  une  dépense  de  51,000  fr.  pour 
tuyaux,  à  laquelle  ajoutant  29,000  fV.  pour  robinets,  petit  pont  sur  le  fond 
de  la  vallée  et  travaux  accessoires,  on  serait  arrivé  pour  la  dépense  totale 
à  80,000  fi\,  tandis  que  le  pont-aqueduc  en  a  coûté  270,000.  Le  béné- 
fice est  donc  de  190,000,  soit  de  78  pour  100. 

Ces  deux  exemples  sont  pris  dans  les  circonstances  les  moins  favorables 
au  système  de  tuyaux;  la  quantité  d'eau  conduite  est  considérable,  les 
vallées  peu  profondes.  Si  nous  faisions  des  calculs  analogues  pour  les  ponts- 
aqueducs  destinés  à  conduire  des  eaux  en  petite  quantité  et  traversant  des 
vallées  profondes,  nous  arriverions  à  des  résultats  beaucoup  plus  écono- 
miques. Car  la  dépense  des  tuyaux  décroît  rapidement  avec  la  quantité 
d'eau  à  conduire,  et  est  à  peu  près  constante,  quelle  que  soit  la  profondeur 

*  L'usine  de  Fourchambault  fournit  en  ce  moment  pour  l'aqueduc  do  Madrid  des  tuyaux  de  0",92 
de  diamètre,  pesant  460''  par  mètre  courant;  leur  épaisseur  est  de  0*,02;  il  y  aura  quatre  tuyaux 
de  front  dans  toutes  les  vallées;  la  profondeur  maximum  de  ces  vallées  est  de  30'",  là  plus  longùfe 
a  600».  —  M.  Chameroy  a  soumissionné  pour  la  ville  de  Paris  des  tuyaux  en  tôle  et  bitume  de 
i«  de  diamètre  à  110  fr.,  fourniture  et  pose. 
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de  la  vallée  à  traverser,  tandis  que  la  dépense  d'un  pont--aqueduc  crott 
rapidement  avec  cette  profondeur  et  très-peu  avec  la  quantité  d'eau  à 
conduire.  Ainsi  l'aqueduc  d'Ârcueil,  qui  n'amène  à  Paris  que  la  50*  par- 
tie de  l'eau  conduite  par  la  rigole  d'Yonne,  quoique  tout  aussi  large  que 
ceux  que  nous  venons  de  considérer,  pourrait  être  remplacé  par  des 
conduites  d'un  très-petit  diamètre;  nous  en  dirons  autant  de  presque 
tous  les  anciens  ponts-aqueducs  romains.  Ajoutons  que  la  comparaison 
que  nous  venons  de  faire  est  loin  de  représenter  l'économie  réelle  que  peut 
donner  la  substitution  des  tuyaux  aux  ponts-aqueducs.  Nous  avons  supposé 
que  cette  substitution  se  faisait  dans  l'emplacement  même  de  ces  ouvrages 
et  dans  les  mêmes  conditions  de  pente.  Or,  ce  n'est  pas  ainsi  que  les  choses 
se  passeraient  si,  dans  la  conception  du  projet,  le  système  des  tuyaux  avait 
été  adopté  :  en  effet,  pour  le  pont-aqueduc,  l'ingénieur  est  obligé,  dans  un 
but  d'économie,  de  chercher,  quelquefois  assez  loin  de  la  direction  générale, 
un  point  où  la  vallée  soit  dans  les  meilleures  conditions  pour  l'établissement 
de  cet  ouvrage;  de  là  souvent  allongement  du  tracé  et  profil  plus  dispen- 
dieux aux  abords;  tandis  que  les  tuyaux,  soumis  à  des  conditions  moins  ri- 
goureuses, permettraient  un  tracé  beaucoup  plus  économique.  Enfin,  il  ar- 
rive presque  toujours  que  l'ingénieur  est  maître  de  forcer  la  pente  dans  cer- 
tains points  du  tracé,  sauf  à  la  diminuer  dans  le  reste.  On  vient  d'en  voir 
un  exemple  dans  la  rigole  d'Yonne;  mais  si,  àpriorif  on  avait  pris  le  parti 
d'admettre  des  conduites  forcées  partout  où  elles  auraient  présenté  de  l'a- 
vantage,  une  autre  répartition  aurait  pu  être  adoptée  pour  diminuer  leur 
diamètre.  En  doublant  la  pente,  le  diamètre  des  tuyaux  diminue  dans  le 
rapport  de  1  à  0,87;  en  la  triplant,  de  1  à  0,80,  etc.,  etc.  Or,  ces  augmenta- 
tions de  pente  sont  très-faciles  lorsqu'il  s'agit  de  petites  étendues.  Sur  le 
pont-aqueduc  de  Marigny,  la  pente  absolue  est  à  peine  de  0"",  10,  elle  est  de 
0'',20  sur  celui  de  Montreuillon;  une  augmentation  notable  de  ces  pentes  n'a- 
mènerait donc  qu'une  diminution  insignifiante  de  celle  du  reste  de  la  rigole. 
Enfin,  l'économie  qu'offre  le  système  des  tuyaux  pour  franchir  les  vallées 
peut  amener  une  modification  complète  du  tracé,  comme  nous  l'avons  déjà 
fait  remarquer  au  sujet  de  l'aqueduc  de  Ntmes.  En  effet,  pour  éviter  la  con- 
struction d'un  pont-aqueduc  dispendieux,  on  se  décide  souvent  à  remon- 
ter le  ravin  qu'on  doit  traverser,  au  moyen  d'un  développement  qui  dou- 
ble ou  triple  la  longueur  de  la  rigole,  on  la  place  sur  un  versant  moins 
convenable,  etc.,  etc.;  de  sorte  que  pour  calculer  exactement  l'écono- 
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mie  qui  résulterait  de  rintroduction  de  portions  de  tuyaux  dans  le  tracé 
d'une  rigole,  il  faudrait  refaire  le  projet  complet  dans  les  deux  hypothèses. 

109.  L'avantage  des  tuyaux  siphons  sur  les  ponts-aqueducs  est  tellement 
considérable ,  qu'à  une  époque  où  Tart  de  confectionner  les  tuyaux  était 
encore  dans  l'enfance ,  les  architectes  romains  n'ont  pas  hésité  à  les  em- 
ployer dans  certaines  circonstances.  Nous  trouvons  à  la  suite  dû  commen- 
taire de  Frontin,  traduit  par  Rondelet,  une  notice  intéressante  sur  l'aqueduc 
du  mont  Pila,  destiné  à  conduire  à  Lyon  les  eaux  de  diverses  sources.  Cet  ou- 
vrage nous  paraît  un  des  plus  curieux  que  nous  ait  laissés  l'antiquité,  en  ce 
qu'il  fait  assez  bien  connaître  où  en  était,  à  cette  époque,  l'art  de  conduire 
les  eaux.  A  part  cet  intérêt  historique, il  offre  un  exemple  des  ponts-aqueducs 
siphons,  qu'on  a  quelquefois  employés  depuis,  et  dont  nous  devons  nécessai- 
rement parler  pour  compléter  cette  étude.  Voici  ce  que  dit  Rondelet  : 

c  Le  vallon  qui  est  entre  Soucieux  et  Chaponost  a  200  pieds  environ  de 
«  profondeur.  Gnq  ponts  l'un  sur  l'autre  auraient  été  à  peine  suffisamment 
«  élevés  pour  porter  l'aqueduc  d'un  coteau  à  l'autre,  et  le  dernier  de  ces 
«  ponts  aurait  eu  environ  400  toises  de  longueur. 

€  Le  vallon  entre  Chaponost  et  Sainte-Foy,  d'environ  300  pieds  de  pro- 
«  fondeur,  et  dans  lequel  passe  la  rivière  d'Izeron,  avait  exigé  huit  rangs 
a  d'arcades  les  uns  sur  les  autres,  tous  très-longs. 

«  Le  troisième  vallon,  entre  la  colline  du  petit  Sainte-Foy  et  celle  de 
«  Fourvières,  avait  exigé  trois  rangs  d'arcades. 

c  Toutes  ces  constructions  auraient  exigé  des  travaux  prodigieux  et  une 
«  dépense  énorme,  capables  d'arrêter  l'exécution  du  projet;  mais  Tintelli- 
«  gence  des  architectes  qui  en  furent  chargés  leur  fit  imaginer  de  substituer 
«  à  ces  constructions  des  tuyaux  en  plomb,  d'un  travail  et  d'une  dépense 
«  bien  moins  considérables. 

«  Ainsi,  pour  le  passage  du  vallon  du  Garon,  l'aqueduc,  parvenu  sur  la 
«  hauteur  de  la  colline,  répandait  ses  eaux  dans  un  réservoir  ou  cuvette, 
«  placé  sur  une  tour  carrée  (fig.  52) 

et  Le  mur  de  ce  réservoir,  du  côté  du  vallon,  était  percé,  à  9  pouces  au- 
«  dessus  du  fond,  de  neuf  ouvertures  ovales,  de  12  pouces  de  hauteur  sur 
«  10  de  laideur,  à  7  pouces  d'intervalle  les  unes  des  autres.  C'est  par  ces 
«  ouvertures  que  l'eau  sortait  du  réservoir  de  chasse  par  autant  de  tuyaux 
«de  plomb  qui  descendaient  dans  le  vallon,  couchés  d'abord  sur  un  des 
a  arcs  rampants,  et  ensuite  sur  un  massif  de  maçonnerie,  dont  la  pente 
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c<  était  réglée  jusqu'aux  arcades,  sur  lesquelles  ils  traversaient  le  fond  du 
«  vallon*  De  là,  ces  tuyaux  remontaient  le  côté  oppoisé,  également  cou- 
«  chés  sur  un  autre  massif  de  maçonnerie,  terminé  par  les  arcs  rampants 
«  qui  lui  donnaient  l'entrée  dans  un  autre  réservoir,  qui  est  de  niveau  aveë 
«  l'aqueduo  de  Ghaponost é 

<«  Le  pont  à  siphoA ,  sur  lequel  les  tuyaux  traversaient  le  Vallon,  est 
«  construit  et  disposé  dans  les  mêmes  proportions  que  les  ponts*-aqueducs; 
«  ses  piles*  ayant  9  pieds  de  face,  l'ouverture  des  baies  18,  et  la  hauteur  de 
«l'arcade  36 ...» 

«  Selon  M.  Delorme,  les  neuf  siphons,  qui  sortaient  du  réservoir  par 
a  autant  d'orifices ,  avaient  chacun  8  pouces  de  diamètre  intérieur,  et 
«  s'évasaient  dans  ces  ouvertures  sur  1 1  pouces  de  haut,  pour  faciliter  reH"^ 
a  trée  de  l'eau.  Ces  tuyaux^  d'environ  1  pouce  d'épaisseur,  descendaient 
«jusqu'à  moitié  de  la  pente,  où  ils  se  divisaient  en  deux  branches,  qui 
«passaient  sur  le  pont,  et  remontaient  le  côté  opposé  du  vallon  jusqu'à 
«  70  pieds,  où  les  deux  branches  se  réunissaient  comme  de  l'autre  côté 
«  en  un  tuyau  de  8  pouces,  qui  allait  jusqu'au  réservoir »  »  . 

«  Quant  à  moi,  je  pense  que  les  neuf  tuyaux  partant  du  réservoir  de 
«  chasse  et  allant  au  réservoir  de  fuite,  étaient  les  mêmes  dans  toute  leur 
«  étendue,  et  qu'ils  passaient  sur  les  arcades»  »  . » 

Il  est  asses  extraordinaire,  en  effet,  que  le  pont  à  siphon  s'élargisse 
dans  le  passage  le  plus  profond  de  lA  vallée;  le  motif  de  cet  élargissement 
parait  assez  difficile  à  deviner.  Quoi  qu'il  en  soit,  on  doit  reconnaître,  dans 
lensemble  des  dispositions  de  cette  partie  de  l'aqueduc  du  mont  Pila,  une 
certaine  intelligence  économique  d'autant  plus  remarquable,  qu'elle  n'est 
pas  ordinaire  dans  les  travaux  des  Romains.  Par  ce  système,  la  hauteur  du 
pont*aqueduc  est  réduite  de  200  pieds  à  36.  Mais  pourquoi,  puisqu'on  était 
dans  cette  voie,  n'avoir  pas  été  jusqu'au  bout  et  supprimé  complètement  le 
pont  à  siphon,  qui  ne  peut  se  justifier  que  par  l'existence  d'un  cours  d'eau? 
S'il  s'agissait  d'une  construction  moderne,  nous  n'hésiterions  pas  à  de^ 
mander  compte  du  nombre  considérable  de  tuyaux;  mais  si  l'on  examine 
la  forme  des  tuyaux  romains  (fig.  53),  leur  mode  de  suture  et  d'assem*- 
blage,  on  concevra  jusqu'à  un  certain  point  la  timidité  de  l'architecte  ro^ 
main  à  l'égard  des  tuyaux  d'un  grand  diamètre.  Cela  est  si  vrai,  que  dans 
le  même  aqueduc,  pour  une  vallée  plus  profonde,  les  tuyaux  étaient  plus 
nombreux  et  d'un  plus  petit  diamètre.  Ainsi,  non-seulement  les  anciens, 
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pour  eonduire  de  l'eau  forcée,  avaient^  par  rapporta  nous,  le  désavantage 
du  métal,  mais  ils  ne  savaient  pas  même  manier  le  seul  qui  fût  à  leur  dis- 
position,  comme  on  le  fait  aujourd'hui.  Cependaqt,  comme  on  vient  de  le 
voir,  les  architectes  plus  hardis  et  plus  intelligents  avaient  déjà  recours  aq 
siphon,  et  ceux  qui  faisaient  encore  des  poqts-aquedtics  consultaient  plus 
l'intérêt  de  leur  renommée  que  ceUU  du  trésor  public. 

On  trouvera,  dans  les  planches  de  Genieys,  le  dessin  du  pont  à  siphon 
de  Gênes.  Nous  ne  pourrions  que  répéter,  pour  cet  ouyrage,  ce  que  nous 
venons  de  dire  pour  le  précédent.  Pourquoi  élever  sur  une  constrpction, 
toujours  dispendieuse,  un  tuyau  qu'on  peut  placer  immédiatement  sur  le 
sol,  ou  mieux  encore,  sous  le  sol?  car  on  doit  remarquer  que  les  conduites 
d'eau  sont  dans  des  conditions  d'autant  meilleures,  qu'elles  sont  plus  à  l'abri 
des  variations  de  température.  Peut-être  a-t-on  été  effrayé  de  la  pression  que 
les  tuyaux  avaient  à  subir  si  on  les  faisait  descendre  jusqu'au  fond  d^ 
vallées,  des  accidents  qui  pourraient  résulter  d'une  rnpture.  Ce  sont  là  des 
craintes  chimériques,  et  de  nombreux  exemples  pourraient  démontrer 
que  les  tuyaux  et  leurs  joints  résistent  parfaitement  à  d^s  pressions  con- 
stantes de  100  à  150"  (distribution  de  Versailles);  c'est  une  afEstire  de  quel- 
ques millimètres  de  plus  ou  de  moins  dans  leur  épaisseur,  he  pont  à 
siphon  se  trouve  d'ailleurs  parfaitement  motivét  toutes  les  fois  qu'un  cours 
d'eau  traverse  la  vallée;  mais  il  ne  faut  le  faire  en  longueur  et  en  hauteur 
que  des  dimensions  exigées  par  le  yolume  du  cours  d'eau  ou  par  les  l)e- 
soins  de  la  navigation ,  et,  en  largeur,  par  h  ^im^nsipn  de  la  galerie  qui 
contient  la  conduite.  Qu'on  nous  permette ,  à  Tappui  des  çonsidératlpns 
précédentes,  de  mettre  sous  les  yeux  |des  lecteurs  le  proiil  en  long  de  la 
conduite  forcée  qui  amène  les  eau::^  à  Avallon  (fig,  54)  ^  Il  s'agissait  d'à- 
mener  14  litres  par  seconde  dans  ceUe  yiUe,  éloignée  de  5000"*  des 
sources  qui  devaient  les  fournir  ;  M,  l'ingéniei^r  en  chef  Belgr^nd  ^  très- 
heureusement  résolu  ce  problème  au  moyen, 

i""  D'une  eoncluite  Uhrç  de  3630»  de  longueur  en  béton  de  ciment  de  Yaaiy,  qui  a 

coûté , 33,«?4' 

Soit  par  mètre  courant,  pour  maçonnerie, 6',98 

—  pour  déblais 1,77 

—  pour  frais  de  regards  (21  à 70,83)" (flg.  56).   .    0,40 

Total  par  mèlre  courant 9',iK 

4  reporter 3^,f^^ 
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Report 338,44' 

2<>  D'une  conduite  forcée  de  i  270"  de  longueur,  0«,162  de  diamètre,  compris 

r /robinets  d'arréls,  etc.  (à  28',03  le  mètre) 38,60t 

3*  Pont-aqueduc-siphon  de  30*  d'ouverture 9,190 

¥  Réservoir 11,463 

5«  Dépensées  régie  et  frais  de  surveillance 8,124 

Total  de  la  dépense •  .  •  •    97,600^ 

Qu'on  imagine  maintenant,  au  lieu  de  la  conduite  forcée,  un  pont-aque- 
duc de  70""  de  hauteur  maximum,  et  on  reconnaîtra  que  la  dépense  du 
passage  de  la  vallée  eût  été  deux  ou  trois  fois  décuplée. 

110.  Concluons  donc  que  le  problème  économique  de  la  conduite  des 
eaux  est  éminemment  complexe;  que  l'ingénieur  doit  tour  à  tour  appeler 
à  son  aide^  suivant  les  circonstances  locales,  les  divers  systèmes  usités; 
que  chacun  d'eux  a  sa  place  rationnelle  ^  qui  ne  peut  être  déterminée 
par  des  règles  précises  ;  que  cependant  la  réflexion  conduit  à  en  connaître 
les  caractères  généraux,  qui  peuvent  être  résumés  ainsi  : 

La  rigole  en  terre  convient  aux  grandes  quantités  d'eau  ^  et  quand  la 
ligne  de  charge  ou  surface  de  l'eau  se  trouve  à  fleur  du  soi. 

L'aqueduc  convient  aux  quantités  moyennes ,  et  quand  la  ligne  d'eau 
se  trouve  en  déblai. 

Les  tuyaux  conviennent  aux  petites  quantités  d'eau,  et  quand  la  Ugne 
de  charge  se  trouve  en  remblai. 

Le  pont-aqueduc  n'est  admissible  que  pour  de  grandes  quantités  d'eau, 
et  quand  la  ligne  d'eau  ou  de  charge  n'est  pas  fortement  en  remblai. 

On  ne  doit  construire  de  pont-siphon  que  pour  traverser  des  cours  d'eau. 

n  n'y  a  qu'une  étude  complète  et  détaillée  de  chaque  projet  qui  puisse 
déterminer  d'une  manière  définitive  le  choix  des  systèmes  à  employer,  qui 
peut  varier  selon  les  ressources  dont  on  dispose. 

111.  n  nous  reste  à  considérer  une  espèce  particulière  d'aqueduc  des- 
tiné à  recueillir  et  à  conduire  les  eaux  du  sous-'sol  dans  les  réservoirs 
d'une  distribution ,  aqueduc  qu'on  appelle  ordinairement  pierrée,  parce 
qu'il  ne  se  compose  souvent  que  de  quelques  pierres  placées  les  unes  au- 
dessus  des  autres,  sans  mortier  (fîg.  57). 

Des  eaux  qui  tombent  sur  la  terre,  une  partie  coule  rapidement  à  la 
surface,  se  jette  dans  les  ruisseaux,  les  rivières,  les  fleuves,  et  se  rend  à  la 
mer;  mais  une  autre  partie  pénètre  dans  l'intérieur  des  terres  et  forme  des 
étangs,  des  cours  d'eau  souterrains  dont  le  mouvement  est  beaucoup  plus 
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lent  que  celui  des  cours  d'eau  situés  à  la  surface  du  sol,  parce  qu'ils  oui  à 
vaincre  le  frottement  engendré  par  le  développement  sinueux  des  inter- 
stices au  travers  desquels  ils  s* écoulent.  Ces  nappes  souterraines  ont  une 
pente  de  superficie  lorsque  leur  surface  est  libre,  c'est-à-dire  que  le  terrain 
supérieur  est  perméable,  ou  une  ligne  de  charge  lorsque,  comprises  entre 
deux  terrains  imperméables, la  surface  supérieure  est  pressée;  elles  peuvent 
déboucher  soit  à  l'air  libre  et  donner  lieu  à  des  fontaines  ordinaires,  comme 
celles  qu'on  rencontre  sur  le  flanc  d'un  grand  nombre  de  coteaux,  soit  dans 
des  cours  d'eau  naturels.  Ce  sont  elles  qui  alimentent  les  sources  et  les 
puits  si  nombreux  dans  tous  les  pays  ;  on  peut  en  tirer  parti  pour  les 
distributions  d'eau ,  toutes  les  fois  que  leur  niveau  dépasse  sensiblement 
celui  du  terrain  qu'on  veut  alimenler;  des  eaux  souterraines  dans  un  en- 
droit peuvent  devenir  jaillissantes  dans  un  autre,  par  des  moyens  artificiels 
que  nous  allons  décrire. 

Imaginons  que,  depuis  le  réservoir  inférieur  qu'on  veut  alimenter  jus- 
qu'au terrain  supérieur  qui  contient  des  nappes  iA)uterraines  abondantes, 
on  ait  ouvert  un  aqueduc,  de  pente  et  de  section  suffisantes  pour  conduire 
le  volume  d'eau  qu'on  espère  recueillir.  Cet  aqueduc  devra  être  parfaite- 
ment étanche  dans  toute  la  partie  qui  traversera  des  couches  perméableSi 
mais  non  aquifères ,  c'est-à-dire  construit  de  manière  que  les  eaux  ne 
puissent  en  sortir;  il  pourra  d'ailleurs  être  libre  ou  forcé,  suivant  les  cir- 
constances; il  suffira  qu'il  devienne  libre  au  point  où  son  radier  atteint  la 
couche  argileuse  qui  retient  la  nappe  souterraine.  Supposons  maintenant 
cet  aqueduc  prolongé  souterrainement,  suivant  une  légère  pente,  ayant 
la  couche  argileuse  pour  radier,  une  voûte  et  des  pieds-droits  construits 
avec  des  pierres  sèches,  et  voyons  ce  qui  va  se  passer.  Coupons  la  pierrée 
par  un  plan  parallèle  à  la  vitesse  de  l'eau  dans  la  couche  aquifère.  Soient 
MN  la  surface  du  terrain,  Â6  celle  de  la  couche  aquifère  avant  l'établisse- 
ment de  la  pierrée,  6H  celle  du  fond  imperméable.  Si  la  pierrée  était 
peu  perméable,  c'est-à-dire  percée  çà  et  là  de  trous  insuffisants  pour  dé- 
biter toute  l'eau  qui  suit  la  direction  AB,  une  partie  seulement  tomberait 
dans  la  pierrée  et  y  prendrait  une  hauteur  a'p  en  raison  de  son  volume, 
de  la  pente  et  de  la  largeur  de  la  pierrée  ;  la  surface  de  l'eau,  dans  la 
couche  aquifère,  s'infléchirait  suivant  la  ligne  A'C'B',  et  pourrait  pénétrer 
dans  la  pierrée  par  les  deux  pieds-droits.  Si  l'on  augmente-les  pores  de  la 
pierrée,  toute  l'eau  de  la  couche  aquifère  pourra  y  entrer,  et  elle  prendra 
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dans  le  sol  perméable  et  dans  l'aqueduc  la  surface  KbaCB"*  La  paroi 
d'amont  du  pied-droit  recevra  de  l'eau  ;  la  paroi  d'aval  en  perdra,  maïs 
fort  peu ,  parce  que  l'eau ,  retenue  par  les  pores  du  terrain  perméable, 
sera  sensiblement  à  la  même  hauteur  des  deux  côtés  de  cette  parQi. 
Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue,  en  eiBFet,  ce  que  nous  avons  dit  plus  haut, 
que  la  vitesse  de  l'eau  dans  la  couche  souterraine  est  toujours  très-faible, 
une  fraction  de  millimètre  par  seconde.  C'est  par  ce  motif  qu'elle  oc- 
cupe une  hauteur  AG  dans  le  terrain  perméable,  tandis  qu'elle  n'occu- 
pera qu'une  hauteur  àp  dans  la  pierrée,  où  elle  coule  librement  avec 
une  vitesse  de  30  ou  40  centimètres  par  seconde.  Il  y  a'  même  telle  posi- 
tion de  pierrée  où  l'eau  pourrait  entrer  des  deux  côtés,  si  par  exemple  elle 
se  trouvait,  dans  un  pli  de  la  couche  de  glaise.  L'intérêt  qu'on  peut  avoir 
à  rendre  le  pied-droit  d'aval  imperméable  n'est  donc  pas  toujours  aussi 
grand  qu'on  pourrait  Vimaginer.  Ce  n'est  que  lorsqu'on  peut  parfaitement 
se  rendre  compte  de  la  direction  du  courant  souterrain,  qu'on  doit  prendre 
cette  précaution,  soit  en  maçonnant  le  pied-droit  d'aval,  soit  en  jetant 
de  la  glaise  derrière;  quant  à  celui  d'amont,  on  fera  bien  de  le  garnir  de 
gros  graviers  où  menues  pierres  qui  empêcheront  les  terres  et  sables  de 
pénétrer  dans  la  pierrée  et  de  l'obstruer. 

Il  arrive  quelquefois  qu'on  ne  peut  suivre  la  direction  normale  de  la  pier- 
rée, et  que  le  fond  de  glaise  se  trouve  sensiblement  inférieur  à  la  ligne  de 
pente.  11  faut  alors,  si  l'on  ne  veut  pas  perdre  l'eau  qui  s'échapperait  sous  le 
radier,  descendre  les  pieds-droits  jusqu'au  niveau  du  sol  perméable,  et  for- 
mer une  espèce  de  barrage  de  la  vallée  en  maçonnant  le  pîed-droît  d'a- 
val; on  pourra  d'ailleurs  remplir  l'intervalle  des  pieds-droits  par  des  pierres 
sèches  pour  résister  à  la  poussée  du  terrain  (fig.  58) .  Enfin  nous  devons  faire 
observer  que  les  précautions  précédentes  ne  sont  nécessaires  que  quand  on 
veut  obtenir  le  plus  d'eau  possible,  et  qu'une  pierrée  qui  ne  s'appuie  même 
pas  sur  le  sol  imperméable  et  dont  la  direction  est  quelconque,  amène  tou- 
jours de  l'eau.  En  efifet,  par  la  propriété  qu'elle  a  de  lui  donner  une  plus 
grande  vitesse  que  celle  qu'elle  possède  dans  le  terrain  perméable,  elle  fait 
nécessairement  baisser  le  plan  d'eau  de  AC6  en  AC'B'  (fig.  59);  le  courant 
naturel  qui  avait  pour  hauteur  BH  et  qui  a  encore  cette  hauteur  à  une  cer-^ 
taine  distance  en  amont  n'a  plus  que  B'H  ;  la  différence  de  hauteur  BB' 
correspond  au  volume  enlevé  par  la  pierrée. 

Pour  qu'une  pierrée  absorbe]  complètement  l'eau  qui  traverse  le  plan 
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vertical  passant  par  son  axe,  il  n'est  pas  nécessaire  qu'elle  soit  percée  d'un 
grand  nombre  d'orifices.  Eh  effet,  imaginons  (fig.  60)  la  nappe  coupée  par 
une  tranchée,  dont  les  parois  verticales  sont  percées  d'une  infinité  de  pe- 
tits trous  correspondant  aux  anciens  filets  fluides,  nous  remarquerons 
qu'au  point  où  ils  traversent  la  paroi  d'amont,  les  conditions  du  mouvement 
sont  complètement  changées.  La  pression  due  à  la  partie  postérieure  du  filet 
étant  supprimée,  le  débit  se  trouve  considérablement  augmenté,  et  Ton  se 
rend  facilement  compte  comment  la  ligne  ACB  devient  la  ligne  ÂC'B',  et 
comment  il  n'y  a  plus  que  les  orifices  situés  dans  la  partie  Cp  qui  débitent. 
Mais  on  conçoit  aussi  que,  quels  que  soient  le  nombre  et  la  grandeur  de  ces 
orifices,  on  ne  pourra  janiais  obtenir  un  débit  plus  grand  que  celui  donné 
par  la  couche  aquifère.  Les  choses  se  passent  comme  pour  le  débit  des  con- 
duites, lequel,  à  partir  d'une  certaine  limite,  est  à  peu  près  indépendant  du 
nombre  et  de  la  grandeur  des  orifices.  Il  suit  de  là  qu'on  peut  faire  remplir 
aux  aqueducs  les  fonctions  de  pierrées  toutes  les  fois  qu'ils  traversent  des 
couches  aquifères  où  l'eau  se  trouve  plus  élevée  qu'elle  ne  Test  dans  leur 
intérieur.  Il  suffit  pour  cela  d'ouvrir,  de  distance  en  distance,  dans  leurs  pa- 
rois d'amont,  des  barbacanes  par  lesquelles  l'eau  puisse  y  pénétrer.  Elles  ab- 
sorberont alors  toute  celle  qui  est  au-dessus  du  niveau  de  l'aqueduc,  si  elles 
sont  assez  larges  et  assez  multipliées  pour  que  le  niveau  C'B'  que  l'eau  sera 
obligée  de  prendre  en  amont  du  pied-droit  ne  dépasse  pas  l'extrados  de 
la  voûte.  On  voit  aussi  par  là  qu'on  peut  substituer  aux  pierrées  ordinaires 
beaucoup  d'autres  systèmes  qui  auraient  le  même  résultat.  Ainsi,  les  tuyaux 
de  drainage,  dans  lesquels  l'eau  ne  peut  s'introduire  que  par  le  joint  imparfait 
qui  résulte  de  leur  simple  juxta-position  ou  d'un  court  emboîtement,  suffisent 
parfaitement  pour  dessécher  le  terraiii  supérieur  et  conduire  à  l'aval  l'eau 
qu'ils  reçoivent.  La  fig.  61  représente  la  disposition  adoptée  par  M.  Belgrand 
pour  recueillir  sous  le  sol  les  sources  qui  alimentent  la  distribution  d'Avallon. 
Il  n'est  pas  nécessaire  qu'un  aqueduc  traversa  une  nappe  souterraine 
pour  qu'il  puisse  en  recevoir  les  eaux;  il  suffit  évidemment  qu'il  soit  in- 
férieur à  son  plan  d'eau  ;  on  ^eut  alors  les  y  amener  au  moyen  d'aque- 
ducs, de  pierrées  et  d'embranchements  secondaires.  Il  en  est  de  même 
pour  une  conduite  forcée,  toutes  les  fois  que  la  nappe  est  supérieure  à  la 
ligne  de  charge.  En  branchant  un  tuyau  qui  s'élève  sur  le  coteau  au- 
dessus  de  cette  ligne,  on  aura  un  réservoir  librêj  dans  lequel  on  pourra 
amener  la  nappe  souterraine  par  le  même  procédé. 
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112.  Quoique  les  égouts  paraissent  étrangers  à  la  question  de  la  distri- 
bution des  eaux,  nous  croyons  devoir  dire  un  mot  de  leur  construction^ 
parce  que  ce  sont  des  galeries  destinées  à  la  conduite  des  eaux,  et  que  si 
elles  ne  sont  pas  indispensables  à  une  distribution,  elles  en  soiit  souvent 
la  conséquence.  Ce  que  nous  avons  dit  plus  haut  nous  permettra  d'ailleurs 
d'être  très-court  sur  ce  sujet. 

La  seule  différence  qui  existe  entre  les  égouts  et  les  aqueducs,  c'est  que, 
dans  ces  derniers,  l'eau  ne  change  pas  de  volume  et  est  à  peu  près  lim- 
pide, tandis  que  dans  les  égouts  son  volume  est  très-variable  et  qu'elle  tient 
en  Suspension  beaucoup  de  matières  étrangères  qui  finissent  par  se  dépo- 
ser. Les  égouts  doivent  donc  toujours  être  assez  grands  pour  permettre  le 
passage  d'un  homme  ou  d'un  enfant,  à  moins  qu'ils  ne  soient  très-courts 
et  disposés  de  manière  à  être  curés  avec  de  longs  racloirs.  La  section  des 
égouts  a  été,  de  la  part  des  ingénieurs  du  service  municipal,  l'objet  d'études 
successives  que  l'expérience  a  éclairées  de  ses  leçons. 

Les  fig.  62,  63,  64  représentent  les  types  admis  sous  la  direction  de 
M.  Emmery,  et  suivant  lesquels  sont  exécutés  la  plupart  des  égouts  de 
Paris.  Après  lui ,  on  a  légèrement  modifié  les  formes  précédentes  (âg.  65). 
en  donnant  à  Tégout  une  hauteur  suffisante  pour  que  tout  ouvrier  pût  le 
parcourir  debout.  Les  égouts  de  Paris  ont,  en  général,  peu  de  pente;  ils 
sont  soumis  à  un  curage  continu.  Il  importe  que  les  ouvriers  ne  soient  pas 
obligés,  en  baissant  la  tête,  d'aspirer  les  miasmes  fétides  qui  se  dégagent; 
cette  augmentation  de  hauteur  est  donc  parfaitement  motivée.  Cependant, 
nous  devons  faire  observer  qu'elle  s'est  traduite  en  une  dépense  presque 
proportionnelle  à  l'augmentation  de  section.  Frappé  de  l'insuffisance  de  la 
section  de  la  plupart  des  égouts  en  temps  d'orage,  de  la  difficulté  d'y  placer 
des  conduites  dé  distribution,  nous  avons  cherché  à  en  augmenter  la  lar- 
geur sans  en  augmenter  la  dépense  :  c'est  ce  qui  nous  a  porté  à  adopter  le 
type  représenté  par  la  fig.  66,  qu'on  exécute  depuis  deux  ans  à  Paris.  Nous 
avons  conservé  provisoirement  les  mêmes  épaisseurs  de  maçonnerie;  mais, 
par  les  considérations  que  nous  avons  exposées  plus  haut,  notre  intention 
est  de  la  réduire  à  0"',30,  et  de  la  rendre  uniforme  dans  tout  le  périmètre  de 
la  paroi,  en  appareillant  le  moellon  perpendiculairement  à  l'intrados.  L'é- 
paisseur de  0™,30  n'est  pas  même  nécessaire  pour  la  solidité  d'aussi  petites 
sections,  maison  sait  qu'au-dessous  de  celte  liniile,  pour  de  la  maçonnerie 
de  moellons  ordinaires,  la  diminution  du  cube  est  compensée  par  Faug- 
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mentation  de  la  main-d'œuvre.  Aussi  nous  ne  Faugmentons  pas  pour  des 
sections  plus  considérables,  et  nous  n'hésitons  pas  à  la  réduire  lorsque 
nous  pouvons  disposer  de  matériaux  qui  se  prêtent  à  cette  économie.  C'est 
ce  que  démontrera  l'examen  des  fig.  67, 68,  69, 70  et  71,  qui  représentent 
les  deux  premières  des  égoutsplus  gi'ands,  et  les  autres  des  égouts  en 
béton  de  ciment. 

Si  l'on  compare  la  fig.  62,  qui  représente  l'ancien  égout  de  grande  sec- 
tion, à  la  fig.  66,  qui  représente  l'égout  ordinaire  actuel,  on  reconnaîtra 
que,  d'une  part,  la  capacité  a  été  portée  de  1"'^,67  à  l"*'-,93,  tandis  que  la 
maçonnerie  a  été  diminuée  dans  le  rapport  de  2,88  à  2,05.  Si  l'on  fait 
la  même  comparaison  avec  I9  fig.  64,  ancien  égout  de  petite  section,  on 
verra  que  la  capacité  a  été  presque  doublée,  tandis  que  la  maçonnerie  a 
été  diminuée  de  10  pour  100.  Si  nous  insistons  sur  ce  sujet,  c'est  qu'évi- 
demment les  formes  qui  conviennent  aux  égouts  sont  aussi  celles  qui 
conviennent  aux  aqueducs,  aux  galeries,  etc.,  et  que  nous  tenons  à  faire 
voir  ce  qu'on  pourrait  obtenir  par  ce  qu'on  a  déjà  obtenu. 

La  figure  72  représente  la  section  de  l'égout  Rivoli  latéral  à  la  Seine. 
Deux  banquettes  permettent  de  le  parcourir  à  pied  sec  dans  les  temps  ordi* 
naires  ;  les  angles  de  cette  banquette,  protégés  par  une  forte  cornière  en  fer, 
forment  les  rails  sur  lesquels  circuleront  les  wagons  qui  emporteront  les 
produits  du  curage,  et  pourront,  comme  les  bateaux  qui  servent  à  celui 
des  canaux ,  recevoir  à  l'arrière-train  tme  vanne  mobile.  La  profondeur 
de  la  cuvette  n'est  pas  constante;  ayant  0",30  à  l'origine  de  l'égout,  elle 
atteint  l**  à  l'aval.  Pour  remédier  au  défaut  de  solidité  qui  peut  résulter 
de  cet  approfondissement,  nous  avons  adopté  pour  la  partie  infiérieure 
de  l'égout  une  section  plus  large,  représentée  par  la  fig.  72  bis. 

Là  fig.  73  représente  l'égout-galerie  de  Strasbourg,  qui  prolonge  la  ga- 
lerie Saint-Laurent  ;  nous  avons  réuni  en  une  seule  conduite  les  nom- 
breux tuyaux  que  renferme  cette  dernière.  Cet  égout,  qui  doit  communi- 
quer avec  l'égout  Rivoli,  et  servir  de  déchaîne  à  l'égout  de  ceinture  de 
Paris,  est  muni  d'une  cuvette  et  d*un  chemin  de  fer. 

Nous  donnons,  dans  la  fig.  74,  la  section  de  l'égout  de  la  rue  des  Écoles. 
Par  sa  position  sur  le  flanc  du  coteau  de  la  rive  gauche,  il  est  destiné  à 
recevoir  moins  d'eau  que  les  précédents,  ce  qui  nous  a  déterminé  à  ne  lui 
laisser  au-dessus  des  banquettes  que  la  hauteur  nécessaire  pour  le  passage 
d'un  homme.  Un  côté  de  l'égout  est  destiné  à  recevoir  des  conduites  d'eau 
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et  de  gaz,  si  Ton  parvient  à  résoudre  le  problème  de  rendre  ces  dernières 
imperméables.  Cet  égout  a,  comme  les  précédents,  une  cuvette  et  un  che- 
min de  fer.  L'administration  municipale  paraît  décidée  à  adopter  ce  type 
d'égout  pour  les  grandes  lignes  qui  traversent  Paris.  L'enlèvement  des 
parties  solides  fournies  par  le  curage  des  égouts  se  fait  aujourd'hui  à  ciel 
ouvert  par  les  trappes  de  service,  ce  qui  salit  et  encombre  la  voie  publique 
et  offre  aux  yeux  un  spectacle  repoussant.  Une  fois  les  galeries  à  chemin 
de  fer  établies,  cet  enlèvement  pourra  se  faire  souterrainement.  Au  moyen 
de  brouettes,  les  parties  solides  seront  amenées  jusqu'au  chemin  de  fer, 
mises  en  wagon  et  portées  jusqu'à  la  Seine ,  où  se  trouveront  des  issues 
convenablement  ménagées  pour  ce  service.  On  pourra  alors  supprimer  les 
trappes  d'égout,  dont  nous  signalerons  tout  à  l'heure  les  inconvénients. 

Les  figures  désignées  par  le  ïf^5  donnent  les  sections  des  égouts,  tels  qu'on 
les  exécute  à  Londres  aujourd'hui.  Ces  égouts  sont  en  briques  et  ciment,  les 
parties  inférieures  sont  assemblées  d'avance  suivant  le  profil  ;  la  forme  de 
ces  égouts  est  heureuse,  mais  nous  en  croyons  les  dimensions  beaucoup  trop 
petites.  Les  égouts  de  Londres  sont  à  des  profondeurs  considérables,  parce 
qu'ils  reçoivent  les  eaux  des  étages  souterrains;  leur  dépense  ne  serait  donc 
pas  sensiblement  augmentée  par  une  plus  grande  dimension  en  hauteur, 
ce  qui  permettrait  de  les  parcourir  moins  péniblement.  Les  ingénieurs 
anglais  paraissent  croire  que  les  petits  égouts  sont  moins  sujets  à  s'en- 
combrer, parce  que  Teau  y  a  plus  de  vitesse  :  c'est,  selon  nous,  une  erreur. 
Quand  les  égouts  ont  la  forme  ovoïde,  ils  sont  d'autant  plus  favorables  à  la 
vitesse  que  leur  section  est  plus  grande,  car  pour  un  cube  donné,  la  sec- 
tion mouillée  est  plus  petite  dans  le  grand  égout  que  dans  le  petit. 

Les  égouts,  à  moins  qu'ils  n'atteignent  de  gi^andes  profondeurs,  se  coih- 
struisent  ordinairement  en  tranchée.  On  coupe  alors  les  terres  presque  ver- 
ticalement, et  on  les  étaye  comme  nous  l'indiquons  dans  la  fig.  76.  Après 
avoir  descendu  à  une  profondeur  telle  que  les  terres  se  tiennent  encore', 
par  le  seul  effet  de  la  cohésion,  on  place  des  plats-bords  horizontaux  qu'on 
applique  aux  parois  de  la  fouille,  en  laissant  entre  eux  un  intervalle  d'au- 
tant plus  grand,  que  les  terres  ont  plus  de  consistance  (en  général  moitié 
vide,  moitié  plein).  Sur  ces  plats-bords  on  pose  des  couchis  verticaux  de 
2m  gjj  2°"  de  distance  (cette  distance  peut  varier  suivant  les  circonstances 
locales),  et  entre  les  couchis  on  force  des  étrésillôns  correspondant  aux  plats- 
bords.  Les  couchis  ne  comprennent  en  général  que  deux  plats-bords,  pour 
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que  rétayement  puisse  être  enlevé  par  parties,  à  mesure  que  la  maçonnerie 
s'élève. 

Les  égouts  comportent  quelques  travaux  accessoires,  tels  que  les  entrées 
d'eau  et  les  trappes  de  service.  Les  entrées  d'eau  s'opèrent  à  Taide  de  deux 
petits  branchements  {fig.  77,  Ms,  ter,  quater...)  terminés  par  deux  chemi- 
nées correspondant  à  la  bordure  du  trottoir.  Cette  cheminée  e^t  couronnée 
par  une  bavette  évidée  en  arc  de  cercle  de  1",20  de  corde  et  de  0",05  de 
flèche,  par  laquelle  les  eaux  tombent  dans  l'égout,  et  d'une  bordure  de 
1",80  de  longueur,  dans  la  face  inférieure  de  laquelle  on  pratique  un 
évidement  (fig.  77  ter).  Une  pierre  dite  dosseret ,  qui  porte  sur  le  mur  de 
fond,  forme  le  derrière  de  la  cheminée.  Les  dessins  de  la  planche  VU 
suffisent  pour  faire  comprendre  les  détails  de  cette  construction. 

Les  trappes  de  service  (fig.  78,  bis,  ter)  sont  établies  de  50"  en  60". 
On  laisse  une  lacune  dans  une  voûte  et  on  élève  sur  les  pieds-droits  une 
cheminée  de  0",80  d'ouverture  carrée  sous  le  pavé.  On  les  couronne  par 
un  cadre  en  bois  destiné  à  porter  le  châssis  en  fonte.  Les  pièces  de  bois, 
de  0",15  sur  0",15,  sont  en  cœur  de  chêne  et  goudronnées.  Les  châssis  en 
fonte,  de  0",11  d'épaisseur,  présentent  un  rectangle  de  0",94  sur  0",822; 
l'ouverture  est  de  0",60  de  diamètre;  son  pourtour  porte  une  feuillure  de 
de  0",015  de  largeur  et  de  0",07  de  hauteur,  sur  laquelle  porte  le  tampon. 
Cette  pièce  (fig.  79)  est  légèrement  conique;  le  diamètre  de  la  face  infé-- 
rieure  est  de  0",605,  celui  de  la  face  supérieure  de  0",615;  l'épaisseur 
du  tampon  est  0",07  sur  son  pourtour  extérieur,  et  de  0",08  à  son  point 
milieu.  Le  centre  de  la  pièce  est  percé  d'une  lumière  dans  laquelle  on  in- 
troduit un  levier  pour  soulever  le  tampon. 

Le  tampon  est  à  jour  pour  les  égouts,  afin  de  les  aérer;  il  est  plein  pour 
les  regards  de  distribution,  dont  nous  parlerons  plus  loin.  Lorsque  la 
trappe  correspond  à  un  trottoir,  le  châssis  et  le  tampon  sont  plus  larges, 
et  l'on  suit  les  dispositions  indiquées  par  la  fig.  80. 

Les  cheminées  des  trappes  servent  soit  aux  réparations,  soit  au  curage 
des  égouts;  les  hommes  y  descendent  au  moyen  d'échelles;  on  enlève  les 
produits  du  curage  à  l'aide  de  seaux  attachés  à  une  corde.  Quand  les  ré- 
parations sont  considérables ,  on  place  un  treuil  en  bois  sur  l'ouverture, 
pour  descendre  les  matériaux  et  enlever  les  débris.  Il  résulte  de  la  position 
des  trappes  au  miheu  des  rues  une  grande  gêne  pour  la  circulation,  toutes 
les  fois  qu'on  s'en  sert.  De  plus,  les  tampons,  à  force  d'être  manœuvres. 
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prennent  du  jeu,  s'enfoncent  dans  les  châssis,  et  s'ébranlent  avec  bruit  au 
passage  des  voitures.  Â  Londres,  la  cheminée  sur  l'axe  de  Tégout  se  ter- 
mine par  une  grille  fixe,  et  Ton  entre  dans  Tégout  au  moyen  d'escaliers 
débouchant  sut*  les  trottoirs.  Nous  croyons  ce  système  préférable,  mais 
il  suppose  que  le  curage  ne  se  fait  que  par  les  extrémités  des  égouts  ;  car 
si  les  égoutiers  devaient  avoir  une.  issue  sur  les  trottoirs,  ce  système  pré- 
senterait plus  d'inconvénients  que  d'avantages. 

Si  nous  avons  donné  quelques  développements  à  cette  question  des 
égouts,  c'est  qu'en  dehors  de  leur  destination  spéciale,  ces  ouvrages  nous 
ont  paru  devoir  fournir  des  types  nouveaux  pour  les  aqueducs  ou  les  ga- 
leries qu'on  pourrait  avoir  à  construire,  et  qu'il  nous  a  paru  utile  de  faire 
connaître  par  un  examen  raisonné  les  progrès  qu'on  avait  pu  faire  dans  la 
construction  de  ces  travaux  souterrains. 
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CHAPITRE  XL 


DU  MOUVEMENT  VARIÉ  DANS  LES  CONDUITES.  -  DES  POMPES.  —  DES  CHATEAUX  D'EAU. 
DES  RÉSERVOIRS  D*AIR.  ^  DES  MACHINES  A  VAPEUR,  SYSTÈME  DE  CORNWALL. 


113.  Jusqu'à  présent  nous  n'avons  considéré  que  le  mouvement  uni- 
forme de  Feau  dans  les  tuyaux  y  mouvement  qui  se  produit  en  général 
très-promptement  après  le  commencement  de  l'écoulement.  C'est,  en  effet, 
le  seul  à  considérer  dans  l'étude  d'une  distribution;  mais  pour  les  ma- 
chines élévatoires,  qui  ont  presque  toutes  des  mouvements  alternatifs,  il 
est  souvent  nécessaire  de  se  rendre  compte  des  phénomènes  du  mouve- 
ment varié,  qui  se  produit  dans  les  premiers  instants  où  la  masse  liquide 
commence  à  prendre  de  la  vitesse. 

Considérons  une  conduite  qui  fait  communiquer  deux  réservoirs  dont 
le  niveau  varie  en  raison  de  ce  qu'ils  perdent  ou  reçoivent  (fig.  81).  Ap- 
pelons : 

ç  la  différence  de  niveau  des  deux  réservoirs,  à  l'origine  du 

mouvement; 
z  celte  différence  au  bout  du  temps  t; 
0)  la  section  de  la  conduite  qui  met  les  deux  réservoirs  en 

communication  ; 
S  sa  longueur; 

û  la  section  constante  du  premier  réservoir; 
{  sa  hauteur  variable; 

û',  V  les  quantités  analogues  pour  le  second  réservoir; 
tt,  V,  u'  les  vitesses  dans  le  premier  réservoir,  dans  la  conduite 

et  dans  le  second  réservoir; 
$  l'espace  parcouru  par  une  tranche  d'eau  de  la  conduite. 
Si  l'on  considère  le  mouvement  d'une  tranche  élémentaire  p»ds  qui 
passe  du  premier  réservoir  dans  le  second,  en  tombant  de  «,  et  dont  la 
vitesse  u  devient  u\  on  aura  : 


imvdv:=zp(ùlz'--^^-^jds; 
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et,  d'après  les  notations  ci-dessus  : 

Mais  on  a  : 

2=Ç— «fi+-ir)5,  ÛM=«v=ûV; 

posant  "(n+7y)==^>  îl  ^^^*  • 

Considérons  1**  le  facteur  S+i!^+î'^  comme  constant,  soit  parce  que 

les  quantités  l  et  V  sont  très-petites,  soit  parce  qu'elles  n'éprouvent  que 
de  légères  variations;  2""  les  sections  û  etû'  comme  assez  grandes  on 

assez  peu  différentes  pour  qu'on  puisse  négliger  ^ — ^,  l'équation  pré- 
cédente se  réduira  à  : 

et  l'on  en  déduira  facilement  : 

V=|/î4,(l-2).  ,=|/|ar«cos(l-^),        (46) 

équations  qui  déterminent  les  circonstances  de  ce  mouvement.  Nous  allons 
signaler  les  plus  remarquables. 

A  l'origine  du  mouvement,  la  vitesse  croît  avec  l'espace  parcouru  sui- 
vant la  loi  ordinaire  de  la  gravité ,  seulement  cette  dernière  est  affaiblie 
dans  le  rapport  de  Ç  à  S.  C'est,  pour  ce  mouvement,  un  caractère  général 
qui  va  se  reproduire  dans  presque  tous  les  exemples  qui  vont  suivre.  On 
voit  qye,  quand  la  conduite  qui  réunit  deux  réservoirs  est  longue,  il  faut 
un  temps  très-appréciable  pour  que  la  vitesse  arrive  à  son  état  normal. 

Soit,  par  exemple,  une  conduite  de  5,000"  de  longueur,  ayant  une 
charge  de  5*,  on  aura  : 

V=^g<= 0^0098. 

Ainsi,  au  bout  de  10''  la  vitesse  ne  serait  pas  encore  de  10  centimètres,  et 
il  faudrait  beaucoup  plus  d'une  minute  pour  avoir  une  vitesse  de  O'^^ôO; 
car  nous  négligeons  ici,  à  part  la  variation  de  niveau  entre  les  réservoirs, 
la  résistance  de  la  paroi  des  tuyaux.  Nous  reviendrons  sur  ce  calcul.  Pour 
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le  moment,  nous  ne  voulons  que  donner  une  idée  deTeffet  produit  par 
rînertie  de  la  masse  à  mettre  en  mouvement,  effet  qui  a  une  très-grande 
importance  dans  le  jeu  des  pompes. 

Considérant  maintenant  les  variations  de  la  vitesse  pendant  le  mouve- 
ment ,  nous  voyons  qu'après  avoir  augmenté  de  moins  en  moins  jusqu'à 
a5i=Ç,  elle  décroît  ensuite  et  repasse  par  les  mêmes  valeurs,  pour  redevenir 
nulle,  comme  à  l'origine  du  mouvement,  pour  as=:2Ç;  c'est-à-dire  que  la 
surface  ÂB  descend  en  Â'B',  pendant  que  la  surface  ab  remonte  en  a'U,  ainsi 
de  suite,  et  qu'on  a  ÂM=MÂ'  et  am:=zmcL.  La  même  différence  de  niveau 
(,  s' étant  reproduite  en  sens  contraire,  donne  lieu  à  un  mouvement  en 
retour  exactement  semblable  au  premier;  on  obtiendrait  par  conséquent, 
avec  le  système  de  la  fîg.  81,  un  nombre  d'oscillations  infini,  sans  le  frot- 
tement dû  à  la  paroi  des  tuyaux. 

La  vitesse  maximum  V,  le  temps  T  que  l'eau  met  à  faire  un  quart 

Y 

d'oscillation,  et  la  vitesse  moyenne  Vn,=^,  sont,  d'après  les  équations  (46)  : 

V=?|/|'  T=^|/I,  V„=?V=0,637V.       (47) 

On  remarquera  1°  que  la  durée  d'une  oscillation  est  complètement  in- 
dépendante de  son  amplitude  ç,  et  a  la  même  expression  que  celle  d'un 

pendule  dont  la  longueur  serait  -;  2**  que  la  vitesse  moyenne  qui,  dans  le 

cas  de  la  chute  des  graves,  est  la  moitié  de  la  vitesse  maximum,  en  est  ici 
plus  des  3/5. 

Pour  mieux  nous  rendre  compte  des  circonstances  de  ce  mouvement 
oscillatoire,  sur  lequel  nous  aurons  occasion  de  revenir  plusieurs  fois  dans 
ce  chapitre,  représentons -le  géométriquement.  Sur  la  ligne  verticale 
AMA'  (fig.  82),  proportionnelle  à  l'amplitude  de  Toscillation,  élevons  des  per- 
pendiculaires pn,  proportionnelles  à  la  force  accélératrice  |  (ç — as) ,  nous 

aurons  l'oblique  CMD.  Les  trapèzes  tels  que  ApnC  représenteront  le  tra- 
vail de  cette  force  depuis  l'origine  de  l'oscillation.  Ces  figures  étant  pro- 
portionnelles au  carré  de  la  vitesse,  on  aura  la  représentation  géométrique 
de  cette  quantité  en  prenant /?n'  égal  au  côté  du  carré'équivalent  au  tra- 
pèze, et  on  pourra  construire  la  courbe  des  vitesses  An'NA',  symétrique 
par  rapport  à  l'axe  MN  qui  lui  est  normal,  et  tangente  aux  lignes  AC  et 
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Â'D.  Si ,  au  lieu  d'être  soumise  à  la  force  accélératrice  décroissante  ÂG, 

la  masse  Tétait  à  la  force  constante  ^AC,  qui  donnerait  la  même  vitesse 

maximum  MN,  la  courbe  des  vitesses  serait  une  parabole  (tracé  ponctué)^ 
intérieure  à  la  courbe  An'N;  c'est  par  ce  motif  que  la  vitesse  moyenne 
relative  à  cette  dernière  courbe,  au  lieu  d'être  seulement  la  moitié  de 

la  vitesse  maximum,  en  est  une  fraction  exprimée  par  -=0,637,  et 

que  le  temps  de  la  chute  se  trouve  abrégé  dans  le  même  rapport.  Si  la 
force  accélératrice  était  constamment  égale  à  AC,  son  travail  serait  double, 
et  la  vitesse  maximum  deviendrait  Vk^=  1,41V,  de  sorte  qu'on  aurait 
pour  vitesse  moyenne  0,71  V;  d'où  il  résulte  que  si  la  force  accélératrice,  au 
lieu  de  décroître  régulièrement  suivant  la  ligne  GMD,  décroissait  suivant 
une  courbe  Crr'D,  la  vitesse  moyenne  serait  comprise  entre  0,637  V  et 
0,71  V,  s'approchant  d'autant  plus  de  cette  dernière  quantité  que  la  courbe 
s'éloignerait  plus  de  la  droite  CD.  On  voit  que  la  durée  de  Toscillation 
dépend  beaucoup  plus  de  la  valeur  initiale  que  des  valeurs  intermédiaires 
de  la  force  accélératrice ,  ce  qui  se  comprend  facilement,  puisque  la  vitesse 
acquise  se  conserve.  On  remarquera  que  cette  durée  est  d'ailleurs  constante, 
quelle  que  soit  la  force  accélératrice, pourvu  que  l'angle  AMC  reste  le  même; 
car  alors  les  vitesses  moyennes  croissent  dans  le  même  rapport  que  les 
espaces  parcourus.  Le  mouvement  du  pendule,  dont  les  lois  sont  exposées 
dans  tous  les  traités  de  mécanique,  n'est  qu'un  cas  particulier  des  mou- 
vements oscillatoires  qui  se  produisent  sous  l'influence  d'une  force  qui  croit 
et  décroît  périodiquement. 

Le  coefficient  a  qui  entre  dans  les  formules  (46)  et  (47)  dépend  unique- 
ment du  rapport  qui  existe  entre  les  sections  des  tuyaux.  Le  cas  qui  se  pré- 
sente le  plus  souvent  dans  la  pratique  est  celui  où  une  des  sections  est 
très-grande  par  rapport  aux  autres  ;  on  a  alors  : 


y > — •  [     (*^) 

V=Ç|/g.      T=il/F'      V„=0,637V. 

Si,  au  lieu  de  la  vitesse  de  l'eau  dans  la  conduite,  on  voulait  avoir  celle 
qui  a  lieu  dans  un  des  réservoirs  d'extrémité,  il  viendrait,  au  moyen  des 
relations  (ùV^zzQuy  iùS:=Q(i: 
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»=|/^|i{«-â.    <=|/|arcc«s(.-|). 

Si,  dans  la  fig.  81,  le  niveau  du  premier  réservoir  pouvait  être  regardé 
comme  sensiblement  constant  à  cause  de  sa  grandeur,  rhorîzonlale  AB  de- 
viendrait Taxe  des  oscillations,  c'est-à-dire  que  Teau  s'élèverait  au-dessus 
de  celte  ligne  d'une  quantité  égale  à  Ç. 

114.  M.  de  Galigny  a  inventé  plusieurs  maôhines  à  élever  l'eau, 
fondées  sur  les  propriétés  des  mouvements  oscillatoires.  Voici  comment, 
dansées  machines,  l'eau  peut  s'élever  à  une  hauteur  quelconque.  Deux 
réservoirs  indéfinis  AB,  FG  (tîg.  83),  dont  la  différence  de  niveau  est 
C,  sont  réunis  par  un  tuyau  sur  lequel  est  implantée  une  conduite  as- 
censionnelle qui,  au  moyen  d'un  clapet  C,  peut  être  mise  en  communi- 
cation avec  l'un  ou  avec  l'autre  réservoir.  Imaginons  cette  conduite  mise  en 
communication  avec  le  réservoir  inférieur,  l'eau  se  tiendra  à  Ç  au-dessous 
du  réservoir  supérieur,  de  sorte  qu'en  ouvrant  la  communication  avec  ce 
réservoir,  elle  montera  à  C  au-dessus,  ou  2Ç  au-dessus  du  réservoir  in- 
férieur; elle  descendra  donc  à  2Ç  au-dessous  en  ouvrant  la  communi- 
cation avec  ce  dernier;  elle  se  trouvera  alors  à  3ç  au-dessous  du  réservoir 
supérieur  et  pourra  s'élever  de  la  môme  quantité  au-dessus,  ou  à  4Ç,  etc. 
Si  donc  la  colonne  ascensionnelle  était  suffisamment  profonde,  l'eau  par- 
viendrait à  une  hauteur  indéfinie  au-dessus  du  niveau  de  la  source. 

D'autres  machines  sont  établies  sur  des  principes  analogues;  mais  nous 
ne  croyons  pas  que  les  unes  ni  les  autres  aient  été  appliquées  à  des  dis- 
tributions d'eau.  Nous  nous  contenterons  donc  d'appliquer  les  formules 
précédentes  au  cas  des  pompes. 

lis.  Considérons  d'abord  les  circonstances  qui  se  présentent  dans 
l'aspiration.  Lorsque  la  pompe  est  amorcée  et  complètement  purgée  d'air, 
et  qu'on  soulève  le  piston  rapidement,  l'eau  peut  s'élever  dans  le  corps  de 
pompe  à  2Ha — H^  au-dessus  du  réservoir  inférieur,  H'  étant  la  hauteur 
initiale  du  piston  (fig.  84);  c'est-à-dire  beaucoup  plus  haut  que  la 
hauteur  due  à  la  pression  atmosphérique,  deux  fois  plus  dans  le  cas  où  le 
piston  descendrait  jusqu'au  bassin  inférieur.  Mais,  pour  que  ce  phénomène 
se  produisit,  il  faudrait  que,  comme  nous  venons  de  le  dire,  le  piston  fût 
enlevé  rapidement,  que  le  vide  fût  parfait,  qu'il  n'y  eût  pas  de  perte 
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de  charge  par  suite  des  frottements  de  la  paroi,  conditions  difficiles  à 
réaliser.  C'est  pour  cela  que  dans  les  pompes  la  hauteur  de  Taspiration  ne 
dépasse  guère  7  à  8°*. 

Le  temps  nécessaire  pour  que  Teau  remplisse  le  corps  d'une  pompe 
placée  dans  ces  conditions,  serait  donné  exactement  par  les  équations  (49)  ; 
mais  il  est  plus  simple  de  supposer  la  force  accélératrice  constante,  et  égale 
à  la  charge  dans  la  position  moyenne  du  piston. 

Soient  : 

H^  la  hauteur  du  tuyau  d'aspiration  ; 

C=Ha — H— 2  la  hauteur  qui  représente  la  pression  sous  le 
piston  dans  sa  position  moyenne  ; 

(ù  sa  section  ; 

S'  sa  longueur; 

22  la  longueur  du  corps  de  pompe  ; 

Qo  sa  section  ; 

u  et  t;  les  vitesses  dans  le  corps  de  pompe  et  dans  le  tuyau  d'as- 
piration ; 

Um  la  vitesse  moyenne  de  l'eau  dans  ce  tuyau  ; 

9  l'espace  parcouru  par  l'eau  dans  le  corps  de  pompe  ; 

T  le  temps  que  l'eau  met  à  remplir  le  corps  de  pompe  ; 
on  aura  pour  l'équation  du  mouvement  de  l'eau,  en  supposant  que  le 
piston  fasse  le  vide  au-dessous  de  sa  surface  : 

-  {(ù^'vdv+ %d  udu)  =  pûo  Ç'da  ; 

d'où  on  déduira,  comme  nous  l'avons  fait  pour  l'équation  (45), 

intégrant  jusqu'à  o'=2Z,  et  négligeant  ^<r,  sauf  à  prendre  pour  S'  une  va- 
leur  un  peu  plus  grande,  nous  aurons  : 

Supposons  H'=6"'33,  /=1,  ce  qui  donne  K-^^^  Ûo=*<»>  nous  aurons  : 

T=0,73KS^. 
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En  supposant  le  tuyau  d'aspiration  vertical ,  on  aurait  l^sS^^^TO 
et  t  =  2' environ.  En  réalité,  ce  temps  serait  beaucoup  plus  long,  caria 
charge  ('  se  trouverait  diminuée  par  le  frottement  de  la  paroi,  par  le 
changement  de  section,  et  enfin  par  la  vitesse  de  Teau*  Avec  les  données 
numériques  que  nous  venons  d'adopter,  il  faudrait  certainement  2",5 
pour  que  l'eau  arrivât  au  sommet  de  la  course  du  piston  ;  en  supposant 
une  durée  égale  à  celle  de  la  descente  du  piston,  on  voit  qu'une  pompe 
dans  ces  conditions  ne  pourrait  pas  donner  plus  de  douze  coups  par  mi- 
nute. Pour  en  obtenir  davantage,  il  faudrait  augmenter  le  diamètre  du 
tuyau  d'aspiration,  diminuer  sa  hauteur,  etc. 

Si  la  conduite  d'aspiration,  au  lieu  d'être  verticale,  avait  une  certaine 
longueur,  900°"  par  exemple,  il  faudrait  plus  de  22  secondes  pour  que  le 
corps  de  pompe  pût  se  remplir.  En  réalité  même  il  faudrait  beaucoup  plus, 
car  dans  ce  cas  il  ne  serait  plus  permis  de  négliger  la  perte  de  charge 
produite  par  le  frottement  le  long  d'une  aussi  longue  paroi.  Pour  faire  mar- 
cher avec  une  vitesse  convenable  une  pompe  ainsi  établie,  il  faudrait  trouver 
le  moyen  d'entretenir  la  vitesse  dans  la  conduite  d'aspiration  pendant  le 
refoulement,  pour  n'avoir  pas  à  vaincre  l'inertie  à  chaque  coup  de  piston. 
C'est  à  quoi  on  arriverait  au  moyen  d'un  réservoir  pneumatique  branché 
sur  la  conduite  d'aspiration,  un  peu  au-dessous  du  corps  de  pompe,  comme 
nous  le  représentons  dans  la  fîg.  84.  On  maintiendrait  de  l'air  suffisam- 
ment dilaté  dans  la  partie  supérieure  de  ce  réservoir  au  moyen  de  l'eau  de 
la  conduite  ascensionnelle  et  de  manœuvres  convenables  de  robinet,  et 
Teau,  pendant  l'aspiration,  passerait  facilement  dans  le  corps  de  pompe. 

Les  détails  dans  lesquels  nous  allons  entrer  au  sujet  des  réservoirs  d'air 
destinés  à  faciliter  le  refoulement,  nous  dispensent  de  nous  étendre  davan- 
tage sur  ce  sujet  ;  d'autant  plus  que  jusqu'à  présent  on  n'a  eu  que  rarement 
recours  à  ces  appareils  pour  les  conduites  d'aspiration,  à  cause  des  incon- 
vénients qu'elles  présentent,  lorsqu'elles  ont  une  grande  étendue  '. 

Quand  la  source  qu'on  veut  élever  est  éloignée,  on  l'amène  directement 
dans  le  puisard  des  pompes,  soit  par  une  conduite  ordinaire,  soit  par  un 

*  Des  appareils  de  ce  genre  ont  été  établis  »  l'nn  sur  la  conduite  d'aspiration  de  la  pompe 
du  Gros-Caillou,  Taulre  sur  celle  de  la  pompe  de  la  Bièvre  ;  on  s'est  jusqu'ici  borné  à  constater 
que  leur  application  facilite  notablement  le  jeu  des  pompes,  mais  on  ne  s'est  pas  ènoore  rsndtt 
compte  d'une  manière  précise  des  avantages  qu'ils  procurent  et  des  conditions  dans  lesquelles 
ils  devraient  être  construits. 
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aqueduc,  et  on  l'aspire  ensuite  par  un  tuyau  vertical  qui,  n'ayant  que  quel- 
ques mètres  de  longueur,  peut  toujours  «avoir  un  diamètre  suffisant  pour  que 
le  corps  de  pompe  soit  facilement  rempli  pendant  la  durée  de  l'aspiration. 
116.  Occupons-nous  maintenant  du  l'efoulement  de  l'eau  dans  une 
longue  conduite,  que  nous  appellerons  conduite  ascensionnelle. 
Soient  : 

Qo  1&  surface  du  piston  d'eau  (Bg.  84)  ; 

21  sa  course  ; 

Q  le  volume  d'un  coup  de  piston; 

(ô  la  section  de  la  conduite  ascensionnelle  ; 

S  sa  longueur; 

s  l'espace  parcouru  par  l'eau  dans  cette  conduite  depuis  le 

moment  où  le  piston  d'eau  a  commencé  à  descendre; 
Z  la  différence  de  niveau  entre  les  deux  réservoirs,  augmentée 

de  la  perte  de  charge  Y  qui  a  lieu  dans  la  conduite  ; 
H  la  hauteur  d'eau  qui  représente  la  pression  sur  le  piston 

d'eau  dans  sa  position  moyenne; 
h  la  hauteur  d'eau  qui  représente  la  pression  sous  le  piston 

d'eau  dans  sa  position  moyenne  ; 
fe'=H  — A  la  surcharge  du  piston  ; 
V  la  vitesse  de  l'eau  dans  la  conduite  ascensionnelle; 
Vo  et  Vi  la  vitesse  au  commencement  et  à  la  fin  de  la  course  ; 
Q  le  temps  de  la  descente  du  piston  ; 

e^  le  temps  de  l'ascension ,  compris  les  arrêts  qui  pourraient 
avoir  lieu  au  commencement  et  à  la  fin  de  la  course. 
Pour  simplifier  les  calculs  suivants,  dont  le  but  principal  est  de  faire  res- 
sortir les  difficultés  mécaniques  qui  résultent  de  la  grandeur  de  la  masse 
à  mettre  en  mouvement,  nous  négligerons  la  différence  de  pression  due 
au  changement  de  position  du  piston  d'eau. 

Nous  aurons  alors,  en  considérant  les  pressions  qui  agissent  sur  la  co* 
lonne  ascensionnelle  : 


—vdv=p(ù{li — h)d$; 


d'où  nous  tirerons  : 


h'  h'  h' 
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équations  qui  démontrent  que  la  vitesse  de  Teau  dans  la  conduite  ascen- 
sionnelle suit  la  loi  de  la  chute  des  graves;  seulement,  l'accélération  con- 
stante g  se  trouve  atténuée  dans  le  rapport  de  h'k  S,  ce  qui  ralentit  la  vi- 
tesse et  augmente  la  durée  de  la  chute  du  piston.  11  est  facile  de  voir  que 
lorsque  S  est  très-grand,  cette  durée  peut  être  augmentée  dans  des  pro- 
portions incompatibles  avec  les  moyens  dont  on  dispose.  Des  équations 
précédentes,  on  tire  : 

«•-V,'=2j|«,    t»-V.=sf|l,    S=Vo<4-^ff|<*; 

et  pour  la  fin  de  la  course  du  piston,  en  remarquant  que,  à  ce  moment, 

V»-V.«=2g|'§,     V-V.=3|«,     l=y^0  +  y'^6\     (50) 

Pendant  que  le  piston  remonte^  l'équation  du  mouvement  de  l'eau  dans 
la  conduite  ascensionnelle  est  : 

mvdv  =  — (ùZds. 
On  en  déduit  : 

Au  bout  d'un  certain  temps  t'^  la  vitesse  redeviendra  ce  qu'elle  était  à 
l'origine  de  la  descente  du  piston  d'eau  ;  ce  temps  pourra  être  plus  petit 
que  6\  si  Yo  est  nul;  on  aura  donc  : 

De  ces  équations,  et  des  équations  (50}|  on  tire  : 

c'est-à-dire  que  le  volume  d'eau  «s ,  élevé  pendant  l'ascension  du  piston, 
représente  exactement  celui  qui  est  dû  au  travail  de  la  surcharge,  ce  qui 
était  du  reste  facile  à  prévoir. 

Ainsi,  le  produit  théorique  d'une  pompe  foulante  n'est  pas  le  volume 
engendré  par  le  piston,  mais  ce  volume  augmenté  du  produit  du  travail  de 
la  surcharge.  Si  Q  est  ce  volume,  le  produit  est  : 

o('+l)=«('+9- 

Si  l'on  prend  le  cas  le  plus  favoi'able,  celui  où  Vo  n'est  pas  nul,  et  où 
^=9'=5,  on  aurait  2Q  pour  le  produit  d'un  coup  de  piston  complet  ;  mais 
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alors  on  aurait  aussi  fc'=  a,  c'est-à-dire  que  la  pression  sur  lé  piston  de- 
vrait être  double  de  celle  qui  est  due  à  la  hauteur  à  fratichir.  Or,  c'est  là 
un  inconvénient  grave,  puisque,  pour  y  remédier,  il  faudrait  doubler  la 
force  des  organes  de  la  pompe,  serrer  les  garnitures  des  pistons,  et,  par 
cont^équent,  augmenter  leur  frottement;  euHn,  la  difficulté  de  rendre  uni- 
forme la  résistance  serait  doublée.  On  remarquera,  en  efiPet,  que  pendant 
l'aspiration  l'effort  à  faire  n'est  proportionnel  qu'à  la  hauteur  à  laquelle 
elle  se  fait,  7  à  S"'  tout  tiu  plus.  Si  l'on  avait  de  Teau  à  élever  à  50",  par 
exemple,  pendant  l'aspiration  l'effort  serait  de  6",  et  de  100"  pendant  le 
refoulement.  Il  faudrait,  pour  le  rendre  uniforme,  ajouter  une  surcharge 
de  47"  du  côté  du  piston. 

117.  Nous  tenons  de  calculer  le  mouvement  d'ilne  pompe  placée  dans 
des  circonstances  exceptionnelles,  où  la  vitesse  du  piston  peut  croître  d'une 
manière  uniforme  depuis  le  haut  jusqu'au  bas  de  la  course,  et  décroître  de  la 
même  manière.  Or,  il  n'en  est  pas  ainsi  ordinairement  :  presque  toutes  les 
pompes  mues  par  des  machines  sont  asti^eihtes  à  avoir  des  vitesses  nulles 
au  haut  et  au  bas  de  la  course,  et  une  vitesse  maximum  au  mllleii. 

Gonsidéfoils^  par  exemple,  une  pompe  attelée  à  une  machine  rotative 
et  appelons  (Kg.  85)  : 

w  la  vitesse  angulaire  du  rayon  auquel  la  bielle  est  attachée; 

ç  l'angle  qu'il  Corme  avec  la  verticale  ; 

l  le  rayon  de  la  bielle,  égal  à  la  moitié  de  la  course  du  piston  ; 

u  la  vitesse  verticale  du  piston  ; 

V  la  vitesse  dans  la  conduite  ascensionnelle  ; 
on  aura  les  relations  : 

Si  l'on  suppose  la  vitesse  de  rotation  w  constante,  on  déduira  de  la  der- 
nière équation,  en  remarquant  que-~^=M;  : 

~  =  --/u;^C06ç; 
mais  on  a  :  dvz=:grrdt. 

De  ces  deux  équations,  on  tire  : 

h'=2 r-7C0S(P. 
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DofI  Ton  conclut  qiie  h'  diminue  avec  (p,  et  devient  nul  {pour  ^=90''  ; 
qp^qd  7=:p,  ooa: 

,,       ^noi«w;*S  ,tj\ 

Avec  les  données  suivantes,  qu'on  rencontre  fréquemment  dans  les 
pompes  mues  par  des  machines  Ûo  =  2w,  Z  =:  O^'jSO,  Zt^;  =  1",  on  aurait  : 

fc'  =  0,41S. 

C^  qui  veut  dire  que  la  hauteur  de  la  surcharge  serait  des  3/5  environ 
dç  ia  longueur  de  la  conduite  ascensionnelle,  400""  pour  1,000°',  800"" 
pour  2^000"".,.,  surcharge  qui  évidemment  rendrait  impossible  la  marche 
de  la  pompe. 

On  peut  diminuer  cet  inconvénient  en  multipliant  le  nombre  des  pompes, 
car,  pour  un  produit  donné,  la  section  Qo  du  piston,  et  par  conséquent  là 
surcharge  h'  (51),  sont  en  raison  inverse  de  ce  nombre,  moitié  pour 
deux  pompes,  le  tiers  pour  trois...  On  peut  d'ailleurs  se  rendre  compte 
de  ce  résultat  par  un  tracé  graphique  fort  simple  (fig.  86).  Sur  une  ligne 
droite  ÀBCD...  développons  la  circonférence  décrite  par  le  bouton  de  la 
bielle,  et  élevons  des  ordonnées  y  proportionnelles  aux  vitesses  de  Teau 
dans  la  conduite,  nous  formerons  ainsi  une  sinusoïde  ÂLMNB,  dont  l'é- 
quation sera  y=-Qsiuâ;,  le  rapport  ^  devant  y  être  considéré  comme 

constant.  Quand  il  n'y  a  qu'une  seule  pompe,  le  débit  de  la  conduite  ascen- 
sionnelle est  intermittent,  puisqu'il  est  nul  pendant  tout  le  temps  de  l'as- 
piration. C'est  à  cette  période  que  correspond  la  partie  de  la  sinusoïde  qui 
est  au-dessous  de  l'axe  ABCD. 

Maintenant,  si  Ion  suppose  le  volume  à  débiter  Q  partagé  entre  un 
nombre  n  de  pompes ,  chacune  d'elles  débitera  -  par  course  de  piston  et 

produira  une  vitesse  y  =  --sina;,  équation  qui  représente  une  sinusoïde 

dont  les  ordonnées  sont  la  n"**  partie  de  celles  qui  étaient  données  par 

la  pompe  unique.  Toutes  les  pompes  donneront  des  sinusoïdes  égales,  les 

origines  de  deux  sinusoïdes  consécutives  étant  situées  à  la  distance  ^* 

Ayant  donc  tracé  ces  courbes  élémentaires,  il  suffira  d'.ijouter  les  or- 
données correspondant  à  la  même  abscisse  pour  obtenir  la  courbe  qui 
représente  la  vitesse  résultante  dans  la  conduite  ascensionnelle.  On  voit 
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facilement  sur  la  figure  86  que,  à  mesure  que  le  nombre  des  pompes 
augmente ,  celui  des  périodes  de  la  vitesse  augmente  aussi ,  tandis  qu'au 

contraire  leur  amplitude ,  Tinclinaison  ^  de  la  tangente  à  l'origine  de 

ces  périodes  et,  par  conséquent,  la  surcharge  du  piston  diminuent  de  plus 
en  plus;  on  voit  enfin  qu'il  faudrait  un  nombre  infini  de  pompes  pour  ar- 
river à  obtenir  une  vitesse  et  une  résistance  uniformes. 

Nous  n'avons  pas  besoin  de  faire  remarquer  tous  les  embarras,  tous  les 
inconvénients,  toutes  les  résistances  qui  naissent  de  la  multiplicité  des 
pompes;  aussi,  pour  surmonter  ces  difficultés,  les  anciens  constructeui*s 
avaient  généralement  recours  à  un  autre  expédient,  qui  consistait  à  dimi- 
nuer la  masse  de  l'eau  mise  en  mouvement  par  le  piston. 

118.  Près  des  pompes,  on  construisait  des  tours  au  sommet  desquelles 
on  faisait  monter  la  conduite  ascensionnelle,  qui  dégorgeait  dans  une 
cuvette  placée  à  la  hauteur  nécessaire  pour  desservir  les  orifices.  Elle  y 
était  conduite  par  un  tuyau  spécial,  dans  lequel  le  mouvement  de  l'eau  était 
indépendant  de  celui  de  la  conduite  ascensionnelle.  Ainsi,  par  exemple, 
ayant  à  porter  de  l'eau  à  3000"^  de  distance  et  à  20°'  de  hauteur,  on  faisait 
près  des  pompes  une  tour  de  20"*,  sur  laquelle  on  plaçait  une  cuve,  d'où 
partait  la  conduite  de  3000""  de  longueur.  La  quantité  S  des  formules 
précédentes,  qui  eût  été  de  3000'"  sans  château  d'eau,  devenait  20  ou  30*" 
si,  depuis  la  pompe  jusqu'au  sommet  de  la  tour,  la  conduite  ascensionnelle 
n'avait  que  20  ou  30". 

Le  château  d*eau  fait  donc  disparaître,  ou  du  moins  atténue  la  difficulté 
qui  résulte  de  l'inertie  de  la  niasse  d'eau  contenue  dans  la  conduite  ascen- 
sionnelle. Mais  c'est  là,  il  faut  en  convenir,  un  système  bien  dispendieux, 
lorsqu'il  s'agit  surtout  de  grandes  hauteurs.  Qu'on  nous  permette,  à  ce 
sujet,  de  citer  une  anecdote  assez  curieuse,  tirée  des  mémoires  de  Perrault, 
de  l'Académie  française,  et  qui  nous  a  été  révélée  par  la  lecture  d'un  très- 
intéi*essant  ouvrage  de  M.  Leroi  sur  les  eaux  de  Versailles. 

a  M.  Colbert  mena  un  jour  M.  Huyghens  à  Versailles  pour  le  lui  faire  voir. 
Ce  savant  admira  tout  ;  mais  ayant  vu  une  tour  fort  haute  sur  la  chaussée 
de  l'étang  de  Clagny,  il  me  demanda  à  quel  effet  on  avait  bâti  là  cette 
tour.  Je  lui  dis  que  c'était  pour  élever  l'eau  de  l'étang*  «  Est-ce,  reprit-il, 
qu'on  veut  faire  une  fontaine  sur  celte  tour  ?  —  Nullement,  lui  répondis-je  ; 
c'est  pour  la  faire  aller  de  là  dans  les  réservoirs  à  toutes  les  fontaines.  — 
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Il  n'était  point  nécessaire,  me  dit-il,  de  faire  monter  Teau  sur  cette  tour  ; 
la  pompe  l'aurait  portée  aisément  de  Tétang  dans  les  réservoirs,  sans  aucun 
entrepôt,  et  la  dépense  delà  tour  est  assurément  très-inutile.  »  Je  compris 
la  chose  dans  le  moment  même,  et  je  le  dis  à  M.  Golbert,  qui  en  demeura 
d'accord  sans  hésiter,  en  ajoutant  :  a  Que  voulez-vous?  il  faut  bien  payer 
sou  apprentissage.  >  Mais,  ce  qui  est  encore  bien  plus  étonnant,  c'est 
qu'on  a  fait  la  même  faute  à  Marly,  où  l'on  a  bâti  une  tour  encore  plus 
large  et  plus  haute,  et  d'une  dépense  incomparablement  plus  grande  que 
celle  de  Versailles,  et  qui  n'est  pas  moins  inutile  ;  car,  avec  la  même  force 
qui  élève  l'eau  d'une  hauteur  immense  sur  cette  tour,  on  pouvait  la  pous- 
ser dans  des  tuyaux  de  conduite  dans  les  réservoirs  de  Versailles,  sans 
l'élever  ainsi.  Je  ne  me  mêlai  point  du  tout  de  ce  travail;  et  comme 
M.  Colbert  en  savait  autant  que  moi  sur  cet  article,  je  ne  crus  point  devoir 
lui  en  parler.  » 

Effectivement,  on  ne  se  rend  pas  immédiatement  compte  de  l'utilité  des 
châteaux  d'eau  ;  il  est  évident,  en  effet,  qu'ils  ne  rendent  aucun  service 
mécanique;  mais,  en  coupant  la  colonne  ascensionnelle,  ils  facilitent  le 
mouvement  des  pistons  des  pompes,  et  l'uniformité  de  vitesse  de  la  ma- 
chine rotative  à  laquelle  elles  sont  attelées  ;  uniformité  de  vitesse  qui  ne 
peut  avoir  lieu  qu'autant  qu'il  y  a  variation  de  vitesse  dans  la  conduite  as- 
censionnelle. L'eau,  en  mouvement  dans  une  conduite  d'une  grande 
étendue,  forme  un  volant  naturel  qui,  en  imprimant  une  vitesse  uniforme 
au  piston,  rend  son  mouvement  incompatible  avec  la  vitesse  uniforme  de 
rotation  des  machines  auxquelles  il  est  lié. 

Nul  doute  que  Huyghens  n'eût  aperçu  la  difficulté  s  il  avait  pris  le  temps 
d'y  réfléchir.  Il  est  curieux  de  voir  comment  le  charpentier  Rannequin 
s'en  était  tiré  à  la  machine  de  Marly. 

Voici  la  description  qu'en  a  donnée,  en  1794,  M.  de  Prony,  dans  un  rap- 
port sur  divers  projets  présentés  pour  la  remplacer. 

«  La  machine  de  Marly  fut  entreprise ,  vers  la  fin  du  siècle  dernier, 
«  par  Rannequin,  natif  du  pays  de  Liège,  homme  peu  éclairé,  mais  d'un 
«  génie  hardi,  d'un  tact  assez  sûr  en  mécanique,  et  commença  à  agir  en 
«  1682. 

«  L'eau,  qui  s'élève  du  lit  de  la  rivière,  est  portée  dans  un  premier  pui- 
«  sard  placé  sur  le  penchant  de  la  montagne,  à  150  pieds  de  hauteur  et  à 
a  120  toises  de  distance;  là,  elle  est  reprise  et  élevée  dans  un  second  pui- 
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a  sard  plus  élevé  de  160  pieds  que  le  premier,  ou  de  310  pieds  que  les 
«  eaux  moyennes  de  la  rivière^  dont  il  est  à  une  distapce  de  844  toises, 
f  Enfin,  du  deuxième  puisard  l'eau  est  forcée  au  haut  d'une  tour,  à  une 
a  hauteur  de  66  pieds  au-dessus  de  ce  deuxième  puisard,  ou  de  476  pieds 
«  au-dessus  de  la  rivière,  dont  cette  tour  est  à  634  toises  de  distance, 

«  Cette  tour  forme  les  extrémités  d'un  aqueduc  aussi  fastueux  qu'inu- 
a  tile,  de  330  toises  de  longueur,  porté  sur  trente-six  arcades,  et  dont 
tf  l'autre  extrémité  est  également  terminée  par  une  tour  ou  château  d'eau  : 
K  on  conçoit  que  les  tuyaux  de  conduite  auraient  pu  descendre  immédia- 
«  lement  de  la  première  tour,  et  qu'ainsi  l'aqueduc  et  la  deuxième  tour 
%  sont  entièrement  superflus. 

a  L'eau  est  élevée,  le  long  de  la  côte,  par  le  moyen  de  pompes  aspi- 
«  rantes  et  foulantes,  placées  tant  dans  le  lit  de  la  rivière  qu'à  chacun  des 
«  puisards  établis  à  mi-côte.  Les  pistons  de  ces  pompes  sont  mis  en  mou- 
«  vement  par  quatorze  roues  à  aubes  de  36  pieds  de  diamètre,  placées  sur 
«  autant  de  coursiers  dont  chacun  est  fermé  par  une  vanne.  Ces  roues 
«  sont  établies  sur  deux  rangs  parallèles  aux  vannes;  sept  forment  un 
a  premier  rang,  le  plus  près  des  vannes;  six  autres  composent  un  second 
CI  rang;  et  enfin  la  quatorzième  se  trouve  hors  des  rangs,  à  l'extrémité 
«  aval  de  la  machine. 

a  II  y  a  en  tout  deux  cent  vingt-un  corps  de  pompe  d'environ  6  pouces 
a  de  diamètre ,  non  compris  plusieurs  pompes  qui  n'élèvent  point  l'eau 
«  dans  la  tour,  mais  ont  des  destinations  relatives  au  jeu  et  à  l'efifet  de  la 
«  machine.  Soixante-quatre  de  ces  pompes  prennent  l'eau  immédiatement 
«  dans  la  rivière  et  la  portent  au  premier  puisard,  soixante-dix-neuf  la 
«  reprennent  au  premier  puisard  et  relèvent  au  deuxième;  enfin  elle  est 
«  forcée  de  là  au  haut  de  la  tour  par  soixante-dix-huit  pompes.  » 

Un  peu  plus  loin,  M.  de  Prony  ajoute  : 

«  Lorsqu'on  examine  la  machine  en  action ,  l'inégalité  de  sa  marche  est 
a  la  première  chose  qui  frappe  les  yeux;  les  roues  à  aubes  sont,  dans  une 
«partie  de  leur  révolution,  presque  immobiles  :  c'est  le  moment  de  la 
fl  production  de  l'effet  utile;  elles  acquièrent  ensuite  une  grande  vitessQ, 
«  parce  que  l'effort  devient  petit  ou  nul,  et  ainsi  de  suite.  On  conçoit  ajsé- 
«  ment  les  vibrations  et  les  saccades  qui  doivent  résulter  de  cettç  inégalité 
«  et  qui  tendent  à  la  destruction  de  la  machine.  » 

Les  dispositions  adoptées  par  Rannequin,  et  qui  aujourd'hui  paraîtraient 
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bien  compliquées^  nous  semblent  justifier  l'appréciation  que  M.  dé  Pronjf  a 
faite  du  génie  de  cet  habile  ouvrier.  Ayant  de  Feau  à  élever  à  150"^  il  né 
pouvait  évidemment  faire  un  véritable  château  d'eau;  de  plus,  on  n'aurait 
peut-être  pas  osé  alors  soumettre  des  tuyaux  et  des  corps  de  pompes  à  une 
pression  de  ISC;  il  était  donc  naturel  de  diviser  en  plusieurs  parties  la 
hauteur  à  franchir,  ce  qui  réduisait  au  tiers  les  pressions  et  les  masses  à 
mettre  en  mouvement.  Cependant,  sous  ce  rapport,  les  détails  nous  man- 
quent pour  apprécier  jusqu'à  quel  point  Rannequin  avait  pu  rendre  al- 
ternatif le  mouvement  des  seize  pompes  qui  dépendaient  de  la  même  roue 
hydraulique.  La  théorie  demandait  que  les  tiges  fussent  disposées  de  ma- 
nière à  ce  que  la  course  fût  divisée  en  seize  parties;  mais  la  difficulté 
que  Rannequin  avait  eu  à  vaincre  pour  établir  les  communications  de 
mouvement  ne  lui  avait  peut-être  pas  permis  de  satisfaire  à  cette  con-^ 
dition,  au  moins  d'une  manière  complète.  De  là,  dans  le  mouvement  des 
roues  hydrauliques,  le  temps  d'arrêt  signalé  par  M.  de  Prony.  Quoi  qu'il 
en  soit,  ce  que  nous  voulons  surtout  faire  remarquer,  c'est,  d'une  part, 
le  rôle  de  la  tour  placée  au  sommet  de  la  montagne  et  faisant  château  d'eau 
pour  le  dernier  système  de  pompes,  tour  critiquée  par  Perrault,  qui  n'en 
a  pas  compris  l'usage;  c'est,  d'autre  part,  l'inutilité  du  pont-aqueduc  à 
la  suite  et  de  la  seconde  tour,  qui  a  échappé  à  la  critique  de  Perrault  et 
a  été  justement  blâmée  par  M.  de  Prony. 

119.  Si,  malgré  Huyghens  et  Perrault,  on  avait  raison  de  construire 
autrefois  des  châteaux  d'eau,  les  mêmes  motifs  n'existent  plus,  depuis 
l'invention  des  réservoirs  d'air,  qui  peuvent  parfaitement  les  remplacer. 
Ces  appareils  consistent  dans  une  capacité  cylindrique  interposée  entre 
la  pompe  à  eau,  avec  laquelle  ils  sont  en  communication  au  moyen  de 
clapets,  et  la  conduite  ascensionnelle  (fig.  87).  Des  robinets  convena- 
blement placés  permettent  de  vider  à  l'extérieur  l'eau  du  réservoir  et  de 
la  remplacer  par  de  l'air.  Cet  air  une  fois  comprimé  sous  la  pression  de 
la  colonne  ascensionnelle,  l'on  fait  descendre  et  l'on  maintient  le  niveau 
de  Teau  à  une  hauteur  convenable  dans  le  réservoir,  au  moyen  d'une  petite 
pompe  foulante  qui  injecte  continuellement  une  quantité  d'air  égale  à  celle 
qui  se  dissout  dans  l'eau  ou  s'échappe  à  travers  les  joints  du  réservoir'. 

*  On  peut  aussi  faire  entrer  de  Pair  dans  le  réservoir  au  moyen  d'une  manœuvre  de  robinet 
ayant  pour  résultat  de  le  mettre  en  communication  avec  un  récipient  inférieur  qu'on  emplit 
d'air  à  volonté;  mais  il  est  préférable  d'avoir  un  moyen  continu  d'injecter  de  l'air. 
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n  est  facile  maintenant  de  se  rendre  compte  du  jeu  de  cet  appareil. 
Pendant  que  le  piston  d'eau  descend,  une  partie  seulement  de  l'eau  chas- 
sée s'échappe  par  la  conduite  ascensionnelle,  Vautre  pénètre  dans  le  réser- 
voir dont  elle  comprime  l'air;  pendant  que  le  piston  remonte,  cet  air  se 
détend  et  pousse  dans  la  conduite  ascensionnelle  l'eau  qui  était  entrée  dans 
le  réservoir.  Si  l'oscillation  de  Teau  dans  le  réservoir  d'air  a  peu  d'ampli- 
tude ;  si,  de  plus,  la  capacité  occupée  par  l'air  est  assez  grande  par  rapport 
à  cette  amplitude  pour  que  sa  tension  ne  varie  pas  sensiblement,  il  est 
clair  que  la  vitesse  de  l'eau  dans  la  conduite  ascensionnelle  sera  à  peu  près 
constante.  Elle  sera  d'ailleurs  à  peu  près  indépendante  de  celle  du  piston 
d'eau  qui,  n'ayant  plus  à  pousser  qu'une  masse  très-faible,  obéira  fa- 
cilement aux  variations  de  vitesse  qui  lui  sont  imposées  par  la  marche 
du  moteur.  Mettons  ces  résultats  en  évidence  par  le  calcul.  Conservons  les 
notations  précédentes  et  nommons  de  plus  (tig.  87)  : 

Ùr  la  section  du  réservoir  d'air  ; 

À  le  volume  de  l'air  dans  ce  réservoir,  au  moment  où  sa  force  élas^ 
tique  fait  équilibre  à  la  pression  (Hr+  H«)  de  la  colonne  as^ 
censionnelle; 
OX  une  horizontale  passant  parle  sommet  du  réservoir  d'air; 

y  la  distance  de  l'eau  au  sommet  du  réservoir; 
f{y)  la  hauteur  d'eau  qui  correspond  à  la  pression  due  à  la  position 
de  l'eau  dans  le  réservoir  d'air; 
z  l'ordonnée  de  la  surface  du  piston  à  partir  du  sommet  de  la 
course; 
MN  une  horizontale  correspondant  au  volume  A  de  l'air  dans  le  ré- 
servoir et  ayant  conséquemment  pour  ordonnée  yo  =r"; 

e,  e  les  hauteurs  dont  l'eau  s'élève  ou  s'abaisse  au-dessus  ou  au- 
dessous  de  la  ligne  MN; 
Hr  la  charge  sur  la  ligne  MN. 

Supposons  la  pompe  arrivée  à  sa  marche  régulière  et  la  vitesse  du  piston 
telle  qu'il  n'y  ait  pas  discontinuité  dans  les  oscillations  de  l'eau  que  con- 
tient ce  réservoir.  Quand  ce  piston  descend,  l'eau  s'y  élève  de  àV  k  ab; 
quand  il  remonte,  le  mouvement  inverse  a  heu.  L'efiet  de  cette  oscillation 
est  facile  à  concevoir.  Pendant  la  descente  du  piston  d'eau,  le  travail 
dû  à  sa  chute  2/pûo(Ha  +  H)  n'est  pas  transmis  tout  entier  à  la  colonne 
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ascensionnelle^  une  partie  est  absorbée  par  la  compression  de  l'air  dans  le 
réservoir  et  par  raugmenlation  de  la  hauteur  de  l'eau;  cette  partie  est 
rendue  pendant  que  le  piston  remonte.  Pour  un  coup  de  piston  complet, 
on  peut  donc  faire  abstraction  du  travail  momentanément  absorbé  par  le 
réservoir  d'air,  et  on  voit  que  cet  appareil  ne  peut  rien  changer  aux  con- 
ditions mécaniques  de  la  |X)mpe  ordinaire,  en. ce  qui  concerne  le  produit 
qui  doit  toujours  être  proportionnel  au  travail  engendré  par  la  course 
du  piston.  Mais  si  Ton  considère  les  diverses  périodes  du  coup  de  piston  et 
leur  durée,  on  remarquera  de  notables  différences  dans  les  périodes  de 
la  vitesse  ;  le  mouvement  de  la  colonne  ascensionnelle  ayant  pour  équa- 
tion ; 

mvdv  =  pw  [f(y)  —  (H^  +  H.)]  irf^, 

on  voit  de  suite  qu'on  a  pour  la  vitesse  un  maximum  et  un  minimum, 
toutes  les  fois  que  f{y)  =^H|.+  H, ,  ce  qui  arrive  pour  y  =  yo  =  jr ,  c'est- 

à-dire  toutes  les  fois  que  la  surface  de  l'eau  du  réservoir  passe  par  la  ligne 
MN.  En  effet,  à  partir  du  moment  où  elle  s'élève  au-dessus  de  la  ligne  MN, 
fiy) — (Hf+Ha)  est  positif,  et  la  vitesse  croît  jusqu'au  moment  où  cette 
surface  en  redescendant  revient  en  MN;  quand  elle  passe  au-dessous, 
Ay)—  (Hf+Ha)  est  négatif,  la  vitesse  décroît  indéfiniment  jusqu'au  moment 
où  l'eau  en  remontant  atteint  de  nouveau  la  ligne  MN.  Représentons  gra- 
phiquement les  circonstances  de  ce  mouvement  :  menons  à  droite  de  la 
ligne  OY  une  parallèle  dcd  à  une  distance  proportionnelle  à  H^  +  Ha,  qui 
représentera  la  charge  moyenne  sur  la  surface  du  réservoir  d'air,  puis  des 
ordonnées  proportionnelles  à  la  pression  f{y)  produite  dans  le  réservoir 
d'air.  Elles  détermineront  une  courbe  ecé  formant,  avec  la  verticale  dcd' 
et  les  niveaux  supérieurs  et  inférieurs  de  Veau,  deux  triangles  cde,  xdé 
exprimant  le  travail  résultant  des  forces  qui  agissent  sur  la  colonne  as- 
censionnelle, triangles  équivalents,  puisque  évidemment  le  réservoir  ne 
peut  rendre  que  le  travail  qu'il  a  absorbé. 

A  la  seule  inspection  de  la  figure,  on  reconnaît  immédiatement  que 
l'effet  du  réservoir  d'air  est  de  produire,  dans  l'intensité  de  la  vitesse,  des 
oscillations  semblables  à  celles  que  nous  avons  considérées  dans  le  n**  113, 
et  que  nous  avons  représentées  par  la  fig.  (82).  La  seule  différence,  c'est 
qu'ici  la  vitesse  ne  devient  pas  nécessairement  nulle  au  commencement 
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et  à  là  fin  des  oscillations,  et  que  ces  dernières  se  superposent  à  une  quan- 
tité constante.  Nous  allons  calculer  les  variations  qu'elles  y  produisent. 
En  intégrant  l'équation  du  mouvement  de  l'eau  dans  la  conduite  ascen- 
sionnelle, 

à  partir  du  moment  où  la  vitesse  de  Teau  est  un  minimum  dans  la  con- 

duite  ascensionnelle  jusqu'à  (-^^j ,  nous  aurons  la  différence  entre  la  plus 

grande  et  la  plus  petite  vitesse.  Or,  d'après  ce  que  nous  venons  de  dire 
tout  à  l'heure,  l'intégrale  du  second  membre  est  sensiblement  donnée  par 
une  valeur  moyenne  de  la  fonction  qui  exprime  la  résistance  du  réservoir, 
et  on  peut  écrire ,  en  considérant  la  période  pendant  laquelle  la  vitesse 
croît,  c'est-à-dire  où  l'eau  est  au-dessus  de  la  ligne  MN, 

m(V-Vo)=p«[(/(y„)-|e)-(H,4-H.)}f-±^'); 
en  considérant  l'autre  période,  on  aurait  de  même  : 

m(V-Y.)=p«[(H,+H.)-A».+  l0)f-T^). 
De  ces  deux  équations  on  déduit  : 

:v-v.=£{/-(».-^)-A».+|o)f-±î^]- 

Dans  le  cas  d'un  réservoir  d'air,  on  a  : 

/•(y)=(H,+H.)^'+î(.-tf; 

ttS 

et,  par  conséquent,  en  mettant  pour  m  sa  valeur  — , 

^-Vo=âf-^)(H  +  H.+».)(ÔH-6')». 

Mais  la  quantité  d'eau  reçue  dans  la  réservoir  d'air  ù,  (e  +  e  )  est  égale 
au  produit  du  coup  de  piston  Q  diminué  de  la  quantité  débitée  par  la  con- 
duite pendant  le  temps  9.  On  a  donc  : 

ce  qui  donne  :  . 

*  On  suppose,  pour  arriver  à  cette  valeur,  que  e'  ne  diffère  pas  beaucoup  de  i,  et  que  ees 
deux  quantités  sont  très-petites  par  rapport  à  f/»* 
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V^V,=|0Œî±|!±l!î)9'=l,22g^°'+^-^y«>g'.      (52) 
A  Faide  de  cette  équation  et  de  :        . 

on  peut  calculer  toutes  les  circonstances  du  mouvement  de  Teau  dans  la 
conduite  ascensionnelle. 

Supposons,  par  eiemple,  le  volume  du  coup  de  piston  moitié  de  celui 
de  l'air  contenu  dans  le  réservoir,  la  durée  de  l'ascension  du  piston 
fl^=5^  Hr+H,+yo=60-  et  S=  1000».  Nous  aurons  : 

V-V,=:l,22x|i^X5=0»,153. 

Si  la  vitesse  moyenne  dans  la  colonne  ascensionnelle  était  de  O'',40,  on 
voit  que  la  vitesse  varierait  entre  les  deux  limites  C^Sl  et  0",49.  Pour  une 
colonne  ascensionnelle  de  200"'  de  longueur,  on  aurait  Y — Yo=:Ô'',91, 
ce  qui  indiquerait  que  la  vitesse  deviendrait  nulle  avant  la  fin  du  coup  de 
piston.  Ce  temps  d'an*èt  amènerait  un  retour  de  la  colonne  ascension- 
nelle vers  le  réservoir  d'air,  de  sorte  que  le  piston  d'eau  au  commence- 
ment  de  la  course,  trouvant  l'air  comprimé,  ne  pourrait  plus  descendre 
qu'en  éprouvant  lui-même  un  temps  d'arrêt.  Pour  prévenir  cet  inconvé- 
nient, il  suffira  d'augmenter  la  capacité  du  réservoir  d'air,  et  les  équa- 
tions précédentes  fournissent  le  moyen  de  la  déterminer,  de  manière  que 
la  vitesse  ne  soit  jamais  nulle.  En  effet,  en  écrivant  que  la  différence  entre 
les  vitesses  extrêmes  est  égale  au  double  de  la  vitesse  moyenne,  on  aura 
la  plus  petite  valeur  de  A  qui  remplit  cette  condition,  c'est-à-dire  : 

^-^y^^srWo — s — ;^- 

Ainsi,  dans  le  dernier  exemple  numérique  que  nous  considérions  tout  à 
l'heure,  on  aurait  A=2,29Q;  c'est  la  plus  petite  valeur  qu'on  pourrait 
donner  à  A  pour  avoir  une  marche  régulière  de  la  machine,  et  il  va  sans 
dire  que  dans  la  pratique  elle  devrait  être  considérablement  augmentée. 

La  valeur  de  Y — Yo  peut  se  mettre  sous  la  forme  : 

On  voit  que  le  facteur  binôme  du  second  membre  se.  compose  de  deux 
parties  :  la  première,  relative  à  la  détente  de  l'air  dans  le  réservoir,  est 
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en  général  beaucoup  plus  considci'able  que  la  seconde,  qui  se  rapporte 
aux  variations  du  niveau  de  Teau  dans  cet  appareil.  Les  réservoirs  d'air, 
ordinairement  placés  près  des  machines,  n'ont  que  quelques  mètres  de. 

hauteur  ;  ainsi ,  pour  de  Teau  élevée  à  50"  et  un  réservoir  d'air  de 

H  I  n 
6"  de  hauteur,  la  quantité  "  serait  dix  fois  plus  considérable  que  le 

chiffre  qui  exprime  la  différencoi  due  à  la  variation  de  niveau.  Cependant, 
on  remplace  quelquefois  en  Angleterre  le  réservoir  d'air  par  une  colonne 
verticale  débouchant  à  l'air  libre;  la  formule  précédente  se  réduit  alors  à  : 

V V  —  ^  Q  fi' 

^    ^«— 8sh;®- 

Cette  colonne  n'est  autre  chose  qu'un  château  d'eau,  moins  la  cuvette  et  le 
tuyau  descendant.  En  augmentant  convenablement  la  section  ûr  de  la 
partie  supérieure  dans  laquelle  se  produit  l'oscillation,  on  peut  rendre  sen« 
siblement  nulle  la  différence  des  vitesses. 

En  résumé,  pour  ce  qui  concerne  la  vitesse  de  l'eau  dans  la  colonne  as- 
censionnelle, le  château  d'eau  la  rend  uniforme  (on  suppose  la  surface  de 
la  cuvette  très-grande  par  rapport  à  la  conduite  de  distribution)  ;  la  colonne 
donne  une  variation  de  vitesse  très-légère,  et  d'autant  plus  petite  que  sa 
section  est  plus  considérable  ;  le  réservoir  d'air  donne  une  variation  de 
vitesse  qui  diminue  avec  sa  capacité  suivant  la  formule  (52). 

Mais  le  rôle  essentiel  du  réservoir  d'air  est  beaucoup  moins  de  rendre  la 
vitesse  uniforme  dans  la  conduite  ascensionnelle  que  de  réduire,  dans  une 
très-grande  proportion,  la  masse  que  le  piston  d'eau  doit  mettre  en  mou- 
vement, et  de  lui  permettre  de  prendre  la  vitesse  qui  convient  aux  organes 
de  la  machine  sans  provoquer  un  surcroît  de  résistance. 

Considérons  maintenant  la  marche  d'une  pompe  munie  d'un  réservoir 
d'air;  supposons  que  la  pression  du  piston  d'eau  dans  sa  position  moyenne 
fasse  précisément  équilibré  à  la  pression  moyenne  du  réservoir  d'air,  près* 
sion  qui  fait  elle-même  équilibre  à  celle  de  la  colonne  ascensionnelle. 
Lorsque  la  pompe  a  atteint  son  mouvement  régulier,  et  que  le  piston  est  au 
haut  de  sa  course,  il  n'y  a  plus  équilibre,  1^  parce  que,  le  piston  étant  plus 
élevé^  la  force  motrice  a  augmenté  de  pQoh  et  que  la  force  retardatrice  du 
réservoir  d'air  qui,  dans  la  position  d'équilibre  était  pQofiyo)^  est  devenue 
pûoAî/o  +  s');  à  mesure  que  le  piston  descend,  la  force  motrice  diminue, 
mais  la  vitesse  augmente  jusqu'au  moment  où  il  franchit  la  position  d'é- 
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quilîbre;  alors  la  force  retardatrice  prend  le  dessus  et  diminue  la  vitesse/qui 
devient  nulle  à  Fextrémité  de  la  course.  Le  mouvement  suit  une  loi  ana- 
logue à  celle  des  oscillations  d'un  pendule  qu'on  a  écarté  de  la  verticale. 
Les  circonstances  de  ce  mouvement  sont,  comme  on  le  voit,  complète- 
ment semblables  à  celles  du  n^  113,  et  peuvent  se  représenter  graphique- 
ment et  se  calculer  de  la  même  manière.  Sur  la  verticale  AM'A'  (fig.  87  bis, 
piston  d'eau)y  égale  à  la  course  2i  du  piston ,  portons  des  ordonnées  pro- 
portionnelles à  la  force  accélératrice  qui  en  chaque  point  agit  sur  la  masse 
en  mouvement,  nous  formerons  une  courbe  Crr'D  s'éloignant  fort  peu  de 
la  droite  CD.  Pour  avoir  la  loi  de  ce  mouvement,  il  suffit  donc  de  calculer 
l'excès  de  la  puissance  sur  la  résistance  au  commencement  et  à  la  fin  de 
la  course.  En  prenant,  par  approximation,  pour  ÂG  une  moyenne  entre 
ces  deux  quantités,  il  viendra,  comme  pour  le  réservoir  d'air  : 

telle  est  la  plus  grande  surcharge  du  piston.  Si  nous  supposons  que  la 
pression  constante  du  piston  soit  pQjiy  que  sa  masse  soit  M  =  ^^;  si  de 
plus  nous  posons  : 

ç,=/+(Hr+H.+t/o)'-g^, 

nous  aurons  pour  l'équation  du  mouvement  de  ce  piston  abandonné  à 
lui-même  : 

et  nous  en  déduirons,  comme  au  nM13  : 

Ces  équations  démontrent  que  l'interposition  du  réservoir  d'air  entre  la 
colonne  ascensionnelle  et  le  piston  fait  complètement  disparaître  l'obstacle 
au  mouvement  de  ce  dernier,  et  que  son  changement  de  position  et  les 
oscillations  du  réservoir  d'air  amènent  dans  la  force  motrice  une  varia- 
tion suffisante  pour  obtenir  une  assez  grande  vitesse. 

Si,  dans  l'expression  de  Çp,  nous  mettons  pour  e  +  e  sa  valeur  : 
i+e' Q     e'    Oo/e' 

1[^  — 2Â  6+?"  A(6+6')  ' 
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et  si  nous  nommons  b  un  rapport  qui  ne  dépend  que  de  la  surface  du 
piston,  de  la  capacité  et  de  la  position  du  réservoir  d'air,  nous  aurons  : 

ç,=i(l-H(H,+H.+î,.)jj2^)=W, 

et  par  conséquent  e=[/^y; 

équation  qui  fait  voir  que  la  durée  de  la  chute  spontanée  du  piston  ne 
dépend  pas  de  la  longueur  de  la  course. 
Supposons 

on  aura:  *  =  f»    e=|/JsI=0,53I^. 

Si  le  piston  était  chassé  par  delà  vapeur,  la  longueur  So  de  la  masse  en 
mouvement  poun*ait  être  peu  considérable ,  la  vitesse  serait  alors  très- 
rapide  ;  si,  comme  dans  les  machines  de  Cornwall,  que  nous  allons  examiner 
tout  à  l'heure,  le  piston  devait  retomber  par  l'effet  de  son  poids,  on  aurait 
S^>  Hr,  soit  65"  dans  Texémple  que  nous  venons  de  choisir,  et  la  chute 
aurait  lieu  en  3^^,85.  Plus  le  réservoir  est  petit,  par  rapport  au  volume  du 
coup  de  piston,  plus  la  durée  de  sa  chute  est  courte.  On  pourrait  l'accélérer 
en  diminuant  la  capacité  du  réservoir  d'air  ;  mais  dans  ce  cas  les  variations 
de  vitesse  dans  la  colonne  ascensionnelle  deviendraient  trop  considérables; 
on  a  recours  alors  à  un  excès  de  poids  placé  du  côté  du  piston  d'eau. De  sorte 
que  la  surcharge  à  l'origine,  au  lieu  d'être  AC,  est  ÂC  (fig.  87  bis),  et  la  ligne 
qui  représente  le  travail  est  CpD',  au  lieu  de  CM'D.  On  reconnaît,  sur  la 

figure ,  que  le  piston  arriverait  à  fin  de  course  avec  une  vitesse  [/^  —, 

due  à  la  chute  de  celte  surcharge /?,  et  éprouverait  un  choc  violent,  si  Ton 
n'avait  recours  à  quelque  expédient  pour  l'arrêter.  Cet  expédient  consiste  à 
laisser,  à  partir  d'un  certain  moment,  de  la  vapeur  se  comprimer  au-dessus 
du  piston  de  vapeur,  ce  qui  produit  une  résistance  représentée  par  pVy 
de  manière  que  le  triangle  mixtiligne  X'pp'Jf  soit  égal  au  triangle  ÂCp. 
D'après  ce  que  nous  avons  établi  plus  haut  (page  170),  la  longueur  kp 
sera  parcourue  dans  le  même  temps  que  l'était  ÂM',  et  la  longueur  p\'  le 
sera  beaucoup  plus  rapidement,  parce  que  l'angle  WpM  est  beaucoup  plus 
ouvert  que  l'angle  DM'À'.  On  peut  donc  diminuer  à  volonté  le  temps  de 
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la  chute  du  piston  d'eau  ^  au  moyeu  d'uu  excès  de  charge.  On  est  obligé 
même  d'avoir  recours  à  ce  système,  lorsque  le  réservoir  d'air  est  remplacé 
par  une  colonne  d'eau  ou  par  Un  château  d'eau,  car  on  a  alors  : 


®=l/l^    oufl=^^; 


et  comme  la  quantité  S»  est  plus  grande  que  la  hauteur  à  franchir,  la  va- 
leur de  6  deviendrait  considérable.  Ainsi,  pour  un  château  d'eau  de  50" 
de  hauteur,  on  aurait  Q=T. 

Ces  calculs  supposent  que  le  piston  est  abandonné  à  lui-même,  ou  plutôt 
à  la  pression  pQoh.  S'il  était  mis  en  mouvement  par  une  machine  rotative, 
les  variations  dans  la  vitesse  verticale  feraient  naître,  en  certains  moments, 
des  excès  de  pression  faciles  à  calculer  par  la  formule  (51).  Mais  ici  la 

masse  en  mouvement,  au  lieu  d'être  la  colonne  ascensionnelle  —,  n'est 

9 

plus  que  celle  de  la  petite  quantité  d'eau  qui  se  trouve  entre  le  réservoir 
d'air  et  le  piston,  augmentée  de  la  masse  de  toutes  les  parties  de  la  machine 
qui  sont  entraînées  dans  le  même  mouvement.  Or,  ces  masses  sont  trop 
faibles  pour  que  leur  inertie  ait  une  influence  sensible  sur  la  surcharge. 

Le  réservoir  d'air  peut  donc,  dans  les  machines  destinées  à  élever  l'eau, 
remplacer  le  château  d'eau  ;  comme  lui,  il  rend  uniformes  la  vitesse  dans  les 
conduites  et  la  résistance  qu'oppose  la  masse  de  leau  au  mouvement  ré*- 
gulier  des  pompes.  Cependant  nous  devons  faire  observer  que,  lorsque  la 
conduite  ascensionnelle  branchée  sûr  le  réservoir  d'air  fait  un  service  en 
route  susceptible  de  varier,  les  variations  qui  en  résultent  peuvent  déter- 
miner ou  une  accélération,  ou  des  retards,  ou  des  arrêts  dans  la  machine 
qui  fait  marcher  les  pompes.  Supposons,  par  exemple,  qu'il  s'agisse  d'é- 
lever de  l'eau  à  50"",  et  que  le  diamètre  et  la  longueur  de  la  conduite 
soient  tels  que  la  perte  de  charge  soit  de  12°'  quand  toute  l'eau  est  en- 
voyée à  l'extrémité.  Il  est  clair  que  la  pression  moyenne  du  réservoir  d'air 
pourra  varier  entre  50  et  62",  par  Tefifet  des  prises  d'eau  en  route.  Or,  si 
cette  variation  avait  lieu  brusquement ,  il  pourrait  en  résulter  de  graves 
inconvénients  pour  certaines  machines  ;  mais  il  est  évident  qu'on  ne  peut 
redouter  l'ouverture 'simultanée  de  tous  les  robinets,  et  qu'il  suffira  dans 
la  pratique  de  pouvoir,  au  moyen  d'un  régulateur,  parer  à  une  variation 
de  charge  de  quelques  mètres.  Il  n'y  a  guère  de  machine  qui  ne  soit  ex- 
posée à  éprouver  des  variations  de  résistance,  par  suite  du  travail  plus  ou 
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moins  considérable  qui  lui  est  demandé,  et  pour  laquelle  on  n'ait  besoin 
de  régulariser  le  moteur  ou  la  résistance.  Cependant  nous  devons  faire 
observer  que  le  château  d'eau  a  pour  résultat  de  régulariser  complète- 
ment la  résistance  à  vaincre  par  la  machine.  Lorsqu'il  n'y  a  pas  de  réser- 
voir d'air,  il  y  a  bien  avec  le  château  d'eau  une  variation  de  résistance, 
mais  cette  variation  est  régulière  et  périodique,  et  ne  peut  par  conséquent 
amener  aucun  accident  imprévu.  Avec  un  réservoir,  d'air  et  un  château 
d'eau,  le  machiniste  se  trouve  dans  une  sécurité  complète;  mais  cette 
sécurité  s'achète,  du  reste,  non-seulement  par  la  dépense  du  château 
d'eau,  mais  par  l'obligation  d'élever  toujours  l'eau  à  son  maximum  de 
hauteur.  On  ne  profite  ni  de  la  diminution  de  charge  due  au  débit  en  route, 
ni  de  la  hauteur  des  réservoirs. 

La  dépense  des  châteaux  d'eau  dépend  à  un  très-haut  degré  des  cir- 
constances locales;  si  l'eau  ne  doit  être  élevée  qu'à  une  très-faible  hauteur, 
ou  si  la  conduite  ascensionnelle,  dans  son  tracé  naturel,  s'élève  immé- 
diatement à  une  hauteur  voisine  de  celle  qui  exprime  la  charge ,  il  est 
évident  qu'alors  la  dépense  du  château  d'eau  peut  se  réduire  à  celle  de 
quelques  mètres  de  tuyau,  et  que  l'ingénieur  peut  alors  avoir  recours 
à  ce  système  avec  de  justes  motifs,  surtout  si  la  conduite  ascension- 
nelle doit  faire  en  route  un  service  dont  l'importance  peut  varier  brus- 
quement. 

Quant  à  la  dépense  du  réservoir  d  air,  elle  est  toujbui*s  si  faible  par 
rapport  aux  avantages  qu'on  en  retire,  que  cet  appareil  doit  être  considéré 
comme  une  annexe  indispensable  de  toute  machine  destinée  à  élever  de 
l'eau  à  l'aide  d'un  mouvement  de  va-et-vient.  Les  formules  précédentes 
pourront  servir  à  en  calculer  la  capacité,  il  va  sans  dire  qu'elles  devront 
être  modifiées  d'après  les  données  de  la  question,  d'après  le  nombre  des 
pompes  et  leurs  liaisons. 

Il  ne  peut  entrer  dans  le  plan  de  cet  ouvrage  de  décrire  les  machines  très* 
variées  qui  peuvent  être  employées  pour  faire  marcher  les  pompes  d'une 
distribution  d'eau.  L'étude  de  ces  machines  fait  l'objet  de  traités  spéciaux 
auxquels  nous  devons  nécessairement  renvoyer.  Nous  croyons  cependant, 
pour  le  cas  où  l'on  serait  obligé  d'avoir  recours  à  des  machines  à  vapeur, 
devoir  signaler  les  avantages  que  présentent  les  machines  de  Cornwall. 

120.  Disons  d'abord  que  pour  toute  espèce  de  machines,  le  système  de 
pompes  qui  parait  le  mieux  convenir,  est  celui  dit  à  piston  plongeur.  11  se 
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eompose  d'un  piston  cylindrique  s'engageant  dans  le  corps  de  pompe  à 
travers  une  garniture  enveloppant  sa  circonférence.  Le  corps  de  pompe  qui 
contient  l'eau  peut  être  beaucoup  plus  large  et  avoir  une  forme  quelconque. 
Voici  quels  sont  les  avantages  de  ce  système  :  comme  il  est  plus  facile  d'a- 
léser un  corps  convexe  qu'un  corps  concave,  on  obtient  un  contact  plus 
parfait  du  piston  plongeur  avec  la  garniture,  que  du  piston  ordinaire  avec  le 
corps  de  pompe.  Toute  fuite  autour  du  piston  se  reconnaît  immédiatement 
et  peut  se  réparer  de  suite  ;  tandis  qu'avec  le  piston  ordinaire,  la  fuite 
ne  se  révélant  pas  à  Textérieur,  on  est  exposé  à  marcher  souvent  dans  de 
mauvaises  conditions;  enfin  la  réparation  est  beaucoup  plus  diflBcile.  En 
changeant  de  piston  et  de  garniture,  on  peut  augmenter  ou  diminuer  le 
produit  de  la  pompe.  Les  pompes  à  piston  plongeur  sont  nécessairement  à 
simple, effet;  elles  ne  peuvent,  comme  les  autres,  aspirer  d'un  côté  et  re- 
fouler de  l'autre. 

121.  Les  machines  à  vapeur  du  système  de  Cornwallse  composent  es- 
sentiellement d'un  cylindre  à  vapeur  et  d'un  corps  de  pompe,  ainsi  que  le 
représente  la  planche  9 ,  dans  laquelle  nous  reproduisons  une  des  ma- 
chines de  Chaillot.  La  vapeur,  en  arrivant  de  la  chaudière  sur  le  piston, 
détermine  sa  descente,  agit  sur  lui  avec  toute  sa  pression,  pendant  une 
partie  de  la  course,  le  dixième,  le  tiers  ou  le  quart...,  suivant  que  l'on  veut 
plus  ou  moins  détendre  ;  puis,  à  partir  du  moment  où  l'on  ferme  la  soupape 
d'admission,  elle  se  détend  jusqu'à  la  fin  de  la  course.  Le  travail  de  la  va- 
peur consiste  à  vaincre  tous  les  frottements,  à  soulever  le  piston  d'eau  muni 
d'un  contre-poids  considérable  et  l'eau  aspirée.  Le  piston  de  vapeur,  ar- 
rivé au  bas  de  sa  course,  ferme  la  soupape  du  condenseur;  il  y  a  alors  un 
temps  d'arrêt.  En  effet,  le  piston  d'eau,  qui  n'a  que  le  poids  nécessaire 
pour  chasser  la  colonne,  se  trouve  retenu  par  la  pression  finale  de  la  va- 
peur sur  le  piston.  Celui-ci  ne  commence  à  remonter  qu'au  moment  où  l'on 
ouvre  une  soupape,  dite  d'équilibre,  qui  met  en  communication  la  partie 
supérieure  du  corps  de  pompe  avec  la  partie  inférieure,  de  sorte  que  le 
piston  de  vapeur  peut  se  mouvoir  comme  dans  le  vide  ;  alors  le  contre-poids 
entraîne  le  piston  d'eau  et  refoule  l'eau  dans  le  réservoir  d'air.  Le  piston 
de  vapeur,  arrivé  au  haut  de  sa  course,  ferme  la  soupape  d'équilibre;  il  y 
a  alors  un  nouveau  temps  d'arrêt  qui  se  prolonge  jusqu'au  moment  où 
l'on  ouvre  de  nouveau  la  soupape  d'admission  et  celle  du  condenseur,  et 
un  nouveau  coup  recommence. 
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Ce  qui  distingue  cette  machine  de  toutes  les  autres,  c-est  que  touç  les 
mouvements  y  sont  alternatifs;  qu'il  n'y  a  ni  manivelles,  ni  engrenages,  ni 
excentriques;  que  rien  ne  vient  contrarier  les  vitesses  imprimées  par  1^ 
pression  ou  la  détente  de  la  vapeur,  ou  par  le  contre-poids  du  piston  d'eau; 
que  chaque  demi-coup  de  piston  est  séparé  par  un  temps  d'arrêt  de  celqi 
qui  doit  suivre,  ce  qui  permet  de  consacrer  un  certain  temps  à  l'ouverture 
et  à  la  fermeture  des  soupapes.  Dans  l'élude  théorique  des  pompes,  pn 
suppose  en  efifet  que  la  fermeture  et  l'ouverture  des  soupapes  est  instan: 
tanée,  mais  on  doit  comprendre  que  dans  la  réalité  il  n'en  est  pas  ain^i. 
Si  on  refoule  immédiatement  après  avoir  aspiré,  et  que  la  soupape  d'asp^r 
ration  mette  une  seconde  à  se  fermer,  pendant  cette  seconde,  qui  peut  êtrç 
le  quart  ou  le  tiers  du  temps  de  la  desceqte,  l'eau  aspirée  redescend  dans 
le  tuyau  d'aspiration  au  lieu  de  passer  par  la  soupape  de  refoulement.  Si, 
après  avoir  refoulé,  on  aspire  immédiatement,  pendant  tout  le  temps  que 
la  soupape  de  refoulement  mettra  à  se  fermer,  Teau  refoulée  redescendra 
sous  le  piston.  On  cherche  donc,  dans  la  machine  de  Cornwall,  à  se  donner 
des  temps  d'arrêt  entre  les  périodes  d'oscillation.  Aussi  les  diverses  soqr 
papes  qui  déterminent  les  départs  des  pistons  s'ouvrent-elles  indépendamT 
ment  du  mouvement  du  piston  de  vapeur,  au  moyen  de  l'élévation  ef;  de 
l'abaissement  des  tiges  de  petites  pompes  appelles  cataractes ,  dqpt  ]f 
principe  est  facile  à  concevoir.  Le  balancier  de  la  machine,  au  moyen 
d'un  levier  qu'il  entraîne  avec  lui,  soulève  d'une  certaine  quantité  la  tige 
d'une  de  ces  pompes,  l'eau  ainsi  aspirée  s'écoule  par  un  orifke  dans  la 
bâche  où  elle  a  été  puisée,  et  la  tige  du  piston,  abandonnée  à  elle-même, 
descend  plus  ou  moins  vile^  suivant  que  l'orifice  est  plus  ou  moins  our 
vert;  arrivée  à  un  certain  point,  elle  décroche  un  loquet  qui  ouvre  une 
soupape.  Cette  soupape  se  ferme  ensuite  au  moyen  d'un  tasseau  fixé  le  lon^ 
d'une  poutrelle  qui  se  meut  parallèlement  au  piston  de  vapeur.  Nous  doif- 
nons,  dans  la  planche  10,  le  détail  du  mécanisme  à  l'aide  duquel  se  pro- 
duisent cette  ouverture  et  cette  fermeture,  et,  à  la  fin  de  ce  chapitre,  ijRe 
légende  qui  en  explique  les  mouvements  :  ce  que  nous  voulons  seulement 
faire  comprendre  ici,  c'est  qu'elles  ont  lieu  au  bout  d'un  temps  qu'on  peut 
allonger  ou  abréger  en  étranglant  plus  ou  moins  un  orifice.  L^  machine 
.de  Cornwall  marche  donc  à  la  main  pour  ainsi  dir(?,  et  c'est  mêmie  ajnsi 
qu'on  la  met  en  train  ;  le  mécanicien,  en  réglant  les  robinets  des  cata)ractj;s, 
en  montant  ou  descendant  les  taquets  le  long  de  la  poutrelle,  fixe  ]es  épqr 


Digitized  by 


Google 


DU  AiOUVEHENt  TARIE  DANS  LES  CONDUITES.  i95 

(|ues  d'ouverture  et  de  fermeture  des  diverses  soupapes  nécessait*es  au  jeu 
de  la  machine. 

C'est  à  l'ensemble  des  dispositions  que  nous  venons  de  décrire  que  les 
machines  de  Cornwall  doivent,  jusqu'à  présent,  leur  supériorité  sur  les  ma- 
chines rotatives,  dans  lesquelles  tous  les  organes  se  meuvent  à  des  inter- 
valles qui  dépendent  du  système  de  construction,  et  que  celui  qui  conduit 
la  machine  ne  peut  plus  changer.  Mais  l'avantage  de  brûler  deux  ou  trois 
fois  moins  de  charbon  s^achète  par  la  difficulté  de  la  conduite  de  ces  ma- 
chines. Si  l'on  admet  trop  de  vapeur  sur  le  piston,  il  arrive  à  fin  de  course 
avec  vitesse  et  frapperait  le  fond  du  cylindre,  si  le  balancier  ne  portait  pas 
un  arrêt  qui  vient  buter  sur  un  tampon  à  ressort;  le  piston  d'eau  en  fait 
autant,  s'il  est  trop  chargé  ou  si  la  pression  diminue  dans  le  réservoir  d'air; 
si  la  soupape  d'équilibre  est  trop  tôt  ouverte,  ce  piston,  en  retombant  avant 
la  fermeture  de  la  soupape  d'aspiration,  peut  occasionner  un  choc  violent 
de  cielle-ci  sur  son  siège,  etc.  La  conduite  de  ces  machines  demande  donc 
une  surveillance  plus  continue  et  plus  intelligente  que  celle  des  machines 
rotatives.  Quant  aux  calculs  de  leur  établissement,  ils  reposent  sur  des 
formules  semblables  à  celles  que  nous  avons  présentées  dans  le  cours  de 
ce  chapitre,  et  sur  les  formules  connues  des  machines  à  vapeur  à  détente. 

1SS2.  Représentons  géométriquement,  comme  nous  l'avons  fait  pour  le  pis- 
ton d'eau,  les  circonstances  du  mouvement  du  piston  de  vapeur  (tîg.  86  ter, 
piston  de  vapeur)  ;  à  partir  d'un  axe  vertical  OZ,  portons  des  ordonnées 
proportionnelles  à  la  résistance  que  le  piston  éprouve  en  chaque  point;  si 
Ton  négligeait  les  frottements  de  la  machine,  ces  résistances  seraient  au 
commencement  de  la  course  pûo(Z — i),  et  à  la  fin  piio(ZH-Z),  mais  eu 
égard  aux  divers  frottements,  la  hauteur  totale  Z  est  augmentée  dans  le 

rapport  de  r-(fc  étant  une  fraction).  Portons  donc  : 


OC  proportionnel  à  P^ofr — ^)> 

ZD  proportionnel  à  pûo  (r  +  ']  > 


l'oblique  CD  représentera  l'effort  à  faire  à  chaque  instant  pour  soulever  Ife 
piston  d'eau.  Si  l'on  ne  tenait  pas  compte  de  son  déplacement  dans  le  sens 
vertical,  cet  effort  serait  représenté  par  la  verticale  EH  menée  à  une  dis- 
tance ~  de  la  droite  OZ.  Pendant  l'admission  de  la  vapeur,  la  pression 
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sur  le  piston  est  représentée  par  la  verticale  FG^  et  pendant  la  détente  par 
Tare  d'hyperbole  Grnl.  Pour  la  marche  uniforme  de  la  machine,  il  faut 
que  le  piston  arrive  au  bas  de  sa  course  avec  une  vitesse  nulle,  ce  qui  ne 
peut  avoir  lieu  qu'autant  que  la  surface  curviligne  OFGmIZ  =  trapèze  OGDZ 
=  rectangle  OEHZ. 

Soient  :  Ûy  la  surface  du  piston  de  vapeur  ; 

•5^  la  masse  qui  se  meut  avec  le  piston  de  vapeur; 

Hy  la  hauteur  en  eau  qui  mesure  la  pression  initiale  de  la 

vapeur,  quantité  proportionnelle  à  OF; 
2nl  la  longueur  de  course  pendant  laquelle  la  vapeur  est  admise, 
quantité  proportionnelle  à  FG; 
z  la  longueur  de  course  pendant  laquelle  la  vitesse  crott; 
V  la  longueur  de  la  course  pendant  laquelle  la  vitesse  décroît; 

x= -^— ^  la  hauteur  en  eau  qui  exprime,  pendant  la  détente,  la 

tension  de  la  vapeur  correspondant  à'ia  position  %  du  piston  ; 
p  la  densité  de  la  vapeur  supposée  proportionnelle  à  la  tension 
pour  une  chaudière  donnée,  c'est-à-dire  en  négligeant 
Teffet  des  variations  de  température; 
on  obtient,  en  égalant  le  travail  de  la  vapeur  à  celui  du  piston  d'eau  : 


•J  2nl 


d'où  l'on  tire  l'expression  de  la  tension  initiale  de  la  vapeur  : 

„_noZ/       1        \ 

"^— n,A\n(i-logn)/- 

Le  poids  p^  de  vapeur  consommée  par  chaque  coup  de  piston  étant  égal 
à  ^ùyfdp'Efj  on  a  : 

La  hauteur  z'  du  point  m,  où  a  lieu  le  maximum  de  vitesse,  sera  donnée 
par  la  rencontre  de  la  droite  CD  avec  l'hyperbole,  ou,  comme  approxi- 
mation, par  celle  de  la  verticale  EH  ;  on  a  donc  : 

par  conséquent  :  z=:2lL,     ]  ; 
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et  pour  la  partie  de  h  course  pendant  laquelle  la  vitesse  diminue  : 

i— logn 

On  aurait  facilement  et  rigoureusement  la  vitesse  maximum  en  calculant 
une  des  surfaces  CFGm  ou  ImD  ;  mais  il  est  plus  simple  de  considérer  cette 
dernière  comme  un  triangle  ayant  ID  pour  base  et  V  pour  hauteur,  ce  qui 
nous  ramène  aux  formules  des  mouvements  oscillatoires  considérés  plus 
haut. 

Appelons  pQoii  la  résultante  proportionnelle  à  ID  =  pûo(]f+N — pÛ,nH^, 
nous  aurons,  en  mettant  la  valeur  de  H^  : 

w_y      Z     logn    _i  .   Z  l' 

Quand  la  détente  est  .longue,  V  est  au  moins  égal  ^h  j:  est  plus  grand 

que  Z,  qui  lui-même  est  beaucoup  plus  grand  que  l;  d'où  il  suit  qu'on  peut 
alors  négliger  la  demi-course  /  du  piston  par  rapport  au  second  terme, 
et  prendre 

^ — Z    logn 

^"ITl-Iogn* 

On  a  d'ailleurs  évidemment  pour  le  mouvement  du  piston  de  vapeur  des 
équations  analogues  à  celles  du  n^  113,  et  comme  pour  le  piston  d'eau  (voir 
les  équations  52)  : 

en  comptant  les  ordonnées  z  à  partir  de  l'extrémité  de  la  course. 

Si,  à  droite  de  la  ligne  OZ,  nous  menons  des  ordonnées  proportionnelles 
aux  vitesses,  nous  formerons  la  partie  inférieure  de  la  courbe  Itm^  qui 
se  prolongerait,  en  suivant  la  même  loi,  jusqu'au  point  p  qui  correspond 
à  la  fermeture  de  la  soupape  d'admission  ;  mais  la  partie  supérieure  Op 
serait  une  portion  de  parabole,  puisque,  pendant  le  temps  qui  correspond 
à  cette  période,  la  force  accélératrice  est  constante.  La  plus  grande  vitesse 
U,  et  la  vitesse  moyenne  correspondant  à  la  partie  inférieure  de  la  courbe 
Un,  seraient  données  par  les  équations  : 

^—V  ?s^*— îiii^K  -sT'    ^"— ~;ïî:ii^k    -sT- 
En  jetant  les  yeux  sur  la  figure  86,  on  voit  que  la  vitesse  moyenne  qui  a 
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lieu  dans  la  partie  supérieure  de  là  bourse  est  uii  peu  moindre;  mais,  comme 
la  valeur  précédente  est  elle-nième  trop  petite,  puisque  nous  avons  substi- 
tué une  ligne  droite  à  Tare  ml ,  il  s'ensuit  que  nous  pourrons  prendre  la 
valeur  ci-dessus  de  Um  pour  toute  la  course^  et  qu'alors  la  durée  de  la 
descente  du  piston  de  vapeur  sera  donnée  par  T équation  : 

,_2/_    ir    {i-logn)iyÂS^i_        -1-logniyTsT 

Il  résulte  des  équations  précédentes  que  si,  dans  une  machine,  on  fait 
varier  la  détente  pour  obtenir  un  effet  donné  : 
La  quantité  de  vapeur  consommée,  la  longueur  de  la  course  pendant  laquelle  la  vitesse 

augmente,  et  la  tension  finale,  sont  proportionnelles  à 


La  tension  initiale  Hv  de  la  vapeur,  à 

Les  vitesses  maximum  et  moyeimes  et  la  longueur  de  la  course  pendant 
laquelle  la  vitesse  diminiie,  à 

La  durée  de  la  course,  à 


i-logn- 

n(l-logn)- 

—  iog» 
1— logn' 
1— logn 
-logn- 


On  peut  donc,  en  donnant  à  n  diverses  valeurs,  former  le  tableau  sui- 
vant des  rapports  qui  existent  entre  ces  quantités  : 


n 

1 

f 

-logn 
i-logn 

VITESSES  MAXIMUM. 

1— logn 

l-IOgH 

n(l-logw) 

QUANTITÉ 

LONGUEUR 
de 

TAPBUB  COHSOMMis. 

Ht 

TENSION 

DURÉE 

delà 

LonKueur 

s' 

longueur  de  la  course 

de  la  course 

l'admission. 

pendant  laquelle 
la  vitesse  augmente. 

Tension  finale. 

IHITIALK. 

pendant  laquelle 

la 
Yitesse  diminue. 

COUBSB  DU  PI8T0K. 

1 

2 

a 

4 

& 

- 

1,00 

1,00 

1,000 

0,90 

0,90 

1,005 

0,10 

10,00          1 

0,80 

0,82 

1,022 

0,18 

K,S5 

0,70 

0,74 

1,05 

0,26 

3,85 

0,60 

0,66 

1,10 

0,33 

3,00 

0,50 

0,59 

1,18 

0,41 

2,« 

0,40 

0,52 

1,30 

0,48 

2,08 

0,30 

0,46 

1.32 

0,54 

1,83 

0,25 

0,42 

1,68 

0,58 

1.73 

0,20 

0,38 

1,92 

0,62 

1.61 

0,15 

0,345 

2,30 

0,655 

1,S3 

0,10 

0,30 

3,03 

0,70 

1,43 
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Les  trois  premières  colonnes  de  ce  tableau  appartiennent  k  toute  pia- 
chine  à  vapeur  à  détente,  et  font  voir  l'économie  qui  résulte  d'une  détpntç 
plus  ou  moins  prolongée.  Si,  sans  détente,  on  consomme  1,  en  détendant 
à  moitié,  on  consommera  0,59,  au  dixième,  0,30...  Mais,  pour  jouir  de 
cet  avantage,  il  faut  augmenter  dans  une  grande  proportion  h  pression 
initiale,  soit  en  élevant  la  température  de  la  vapeur,  soit  en  augmentant 
le  diamètre  du  piston  de  vapeur.  Ajoutons  que  ces  calculs  supposent  que 
le  rendement  des  machines  ne  varie  pas  avec  la  détente.  Or,  il  n'en  est 
pas  ainsi  ;  plus  la  pression  est  grande  sur  le  piston,  plus  les  fuites  de  va- 
peur sont  considérables  ;  de  sorte  que  l'avantage  de  la  détente  a,  dans  I4 
pratique,  une  limite  que  le  calcul  ne  peut  indiquer,  puisqu'elle  dépend  de 
Fhabileté  du  constructeur.  Nous  ne  pouvons,  du  reste,  nous  étendre  da- 
vantage sur  les  propriétés  des  machines  à  vapeur  en  général  :  le  but  prin- 
cipal de  ce  tableau  est  de  faire  voir  l'influence  de  la  détente  sur  la  vitesse 
du  piston  de  vapeur  pour  les  machines  du  système  de  Cornwall.  On  remar- 
quer que  le  coefficient  de  la  vitesse  est,  pour  ainsi  dire,  le  complément  dç 
celui  de  la  consommation  de  vapeur,  de  sorte  que  la  vitesse  augmente  avec 
la  détente  et  avec  l'économie  obtenue.  Supposons  une  pompe  pour  la- 

quelle  {=1 ,  ^  =  S'  (le  poids  du  piston  d'eau  devant  être  capable  de  re- 
fouler l'eau  au  réservoir  supérieur,  cette  égalité  subsiste  à  peu  près  dans 
toutes  les  machines  de  Cornwall),  on  aura  : 

Pour  n  =  0,50,     r=:r,73,  U„  =  l",15,       U  =  1^81. 

n  =  0,25,     ^'  =  1",23,  U„=l»,63,      U  =  2-,55. 

n  =  0,10,     t'  =  l'',03,  U„  =  l-,96,      U  =  3-,01. 

Si  la  course  du  piston  était  plus  grande  ou  plus  petite,  les  vitesses  et  les 
durées  de  la  chute  augmenteraient  dans  le  rapport  des  racines  carrées  des 
longueurs.  Ainsi,  pour  la  machine  de  Chaillot,  dont  la  course  est  de  2'',50, 
il  faudrait  multiplier  les  chiffres  précédents  par  1°',12. 

Nous  ne  présentonspas  les  formules  précédentes  comme  pouvant  donner 
des  résultats  exactement  conformes  à  l'expérience,  il  y  a  trop  de  choses 
inconnues  dans  la  marche  des  machines  pour  qu'il  puisse  en  être  ainsi. 
Op  comprend,  en  effet,  que  pour  déterminer  rigoureusement  la  vitesse,  il 
faudrait  connattre  à  chaque  instant  la  puissance  et  la  résistance  ;  or,  l'on- 


Digitized  by 


Google 


200  TRAITÉ  DE  LA  CONDUITE  ET  DE  LA  DISTRIBUTION  DES  EAUX. 

verture  des  diverses  soupapes  ne  peut  se  faire  iDstantanément  ;  entre  le 
dessus  du  piston  de  vapeur  et  la  soupape  d' admission ,  il  y  a  un  espace  nui* 
sible;  les  fuites  de  vapeur  ne  sont  pas  constantes  dans  toute  retendue  de  la 
course.  Le  coefficient  k^  que  nous  avons  supposé  constant,  varie,  et  ses 
variations  ont  nécessairement  une  influence  sur  la  vitesse.  Les  exemples 
numériques  que  nous  venons  de  donner  ont  donc  pour  but  moins  d'in- 
diquer une  mesure  exacte  de  la  vitesse^  que  de  faire  apprécier  dans  quel 
sens  elle  se  trouve  modifiée  par  la  longueur  de  la  détente,  par  les  dimen- 
sions de  la  machine,  et  que  de  signaler  les  difficultés  que  peut  présenter  sa 
conduite.  Ainsi,  on  voit  qu'en  augmentante  détente  on  fait  croître  la  vitesse 
du  piston  de  vapeur,  qui  prend  des  proportions  tellement  effrayantes  que  les 
conducteurs  de  ces  machines  n'osent  pas  toujours  mettre  à  profit  ce  moyen 
de  tirer  parti  du  moteur.  Les  masses  en  mouvement  sont  en  effet  énormes; 
pour  une  hauteur  de  50"",  et  un  pistou  de  0",86  de  surface,  comme  celui 
des  machines  de  Chaillot ,  en  supposant  que  les  divers  frottements  s'élèvent 
à  10"^,  le  contrepoids  du  piston  d'eau  devra  être  de  0,86  X  60000''=51,600*. 
Si  Ton  ajoute  à  ce  poids  celui  du  balancier  22000"^,  le  double  de  celui  du 
piston  de  vapeur,  on  voit  que  la  masse  en  mouvement  ne  peut  être  moindre 
que  75000^  pour  cette  machine.  Or,  avec  la  détente  d'un  dixième,  et  une 
course  de  l^'^ôO,  on  aurait  une  vitesse  maximum  de  S'^.SO  qui  aurait 
lieu  à  0,30  X  2,50  =  0",75  du  sommet  de  la  course,  c'est-à-dire  au 
bout  d'un  tiers  de  seconde,  puisque  la  vitesse  moyenne  serait  de  2",35, 
la  chute  du  piston  ayant  d'ailleurs  lieu  en  1",14.  Pour  diminuer  cette 
vitesse,  en  conservant  la  détente,  il  n'y  a  d'autre  moyen  que  d'aug- 
menter la  masse  en  mouvement,  car,  comme  nous  l'avons  vu,  la  vitesse 

est  proportionnnelle  à  [/^|;  mais,  si  l'on  réfléchit  que  S'=g^=87",2, 

que,  pour  diminuer  la  vitesse  de  moitié,  on  serait  obligé  de  quadrupler 
cette  quantité,  c'est-à-dire  d'ajouter  un  poids  de  225,000"^,  on  sera  bien  vite 
convaincu  des  difficultés  que  présente  l'emploi  de  cet  expédient.  Il  va  sans 
dire,  en  effet,'  que  cette  addition  de  masse  doit  se  faire  par  parties  égales  des 
deux  côtés  du  balancier.  Ainsi,  dans  les  machines  de  Chaillot  il  a  fallu,  du 
côté  du  piston  de  vapeur,  percer  le  fond  du  cylindre,  afin  de  trouver  un  empla- 
cement convenable  pour  loger  les  poids  additionnels.  Enfin,  on  doit  com- 
prendre quel  surcroit  de  dépense  exigent  de  pareilles  masses,  tant  parjeur 
prix  que  par  la  force  qu'on  est  obligé  de  donner  aux  pièces  qui  les  supportent. 
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La  vitesse  n'est  pas  la  seule  difficulté  qui  résulte  d'une  détente  pi-olongée. 
On  doit  remarquer,  en  effet»  que  la  pression  finale  sur  le  piston  de  vapeur 
décroît  rapidement  quand  la  détente  augmente.  Ainsi,  pour  une  pression 
moyenne  de  100,  la  pression  finale  est  59  avec  une  détente  à  moitié, 
30  avec  une  détente  des  9/10;  de  sorte  que,  lorsque  le  piston  de  vapeur 
est  au  bas  de  sa  course,  le  piston  d'eau  tend  à  redescendre  avec  une  force 
de  41  dans  le  premier  cas  et  de  70  dans  le  second;  car,  la  soupape  de  refou* 
lement  ne  s'ouvrant  que  quand  celle  d'aspiration  est  fermée,  le]défaut  d'é- 
quilibre des  deux  pistons  détevmine  une  pression  considérable  sur  cette 
soupape.  qui|  se  ferme  violemment  et  pourrait  se  briser  si  Ton  n'avait  pas 
pris,  dans  son  système  de  construction,  des  précautions  spéciales  contre 
cet  accident.  Un  effet  analogue  se  produit,  au  reste,  quand  le  piston 
d'eau  est  au  bas  de  sa  course.  L'air  contenu  dans  le  réservoir,  comprimé 
au  delà  de  la  pression  qui  résulte  du  poids  du  piston  d'eau,  fait  rebondir 
le  piston  et  réagit  fortement  sur  les  clapets  de  refoulement.  Mais,  de  ce 
c6té,  quand  la  vitesse  du  piston  d'eau  est  suffisante,  le  remède  se  trouve  dans 
la  capacité  du  réservoir  d  air,  qu'il  est  toujours  facile  d'augmenter,  tandis 
que,  du  côté  du  piston  de  vapeur,  la  machine  ne  présente  d'autre  moyen  de 
modérer  la  vitesse  que  l'augmentation  de  la  masse.  Or,  cette  augmentation, 
outre  les  inconvénients  matériels  d'exécution  que  nous  avons  énumérés 
plus  haut,  en  amène  un  autre,  en  augmentant  outre  mesure  la  durée 
de  la  descente  du  piston  d'eau,  qui,  elle  aussi,  est  proportionnelle  à  la 
racine  carrée  de  la  masse.  On  se  trouve  ainsi  placé  entre  deux  inconvé- 
nients tels,  qu'il  faut  augmenter  l'un  pour  diminuer  Vautre.  La  durée  de 
la  descente  du  piston  d'eau  n'est  pas,  il  est  vrai,  une  cause  de  perte  de 
travail  mécanique,  il  ne  peut  en  résulter  ni  accident  ni  plus  grande 
consommation  de  charbon;  mais,  au  point  de  vue  pratique,  ce  n'en 
est  pas  moins  un  inconvénient  assez  grave.  Car  le  problème  à  résoudre 
n'est  pas  d'obtenir  une  quantité  d'eau  quelconque  avec  une  consom- 
mation minimum  de  charbon,  mais  une  quantité  d'eau  déterminée.  Or, 
une  machine  qui  ne  peut  donner  par  minute  que  6  coups  au  lieu  de  8, 
parce  que  le  piston  d'eau  descend  trop  lentement,  peut  compromettre  le 
service,  et  on  comprend  qu'on  se  résigne  à  brûler  proportionnellement 
plus  de  charbon  pour  obtenir  toute  l'eau  dont  on  a  besoin.  On  a  alors, 
comme  nous  l'avons  exposé  plus  haut,  recours  à  l'expédient  d'un  poids 
additionnel  du  côté  du  piston  d'eau.  Mais,  dans  ce  système,  le  piston  de 
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vapeur,  s'arrâtant  par  l'effet  de  la  compression  d'une  certaine  quantité  dç 
vapeur^  tend  à  rebondir^  absolument  comme  si  l'on  avait  diminué  la  capa- 
cité du  réservoir  d'air.  Ainsi,  de  quelque  manière  qu'on  s'y  prenne,  à  la 
fin  de  chaque  course  les  pistons  ne  se  trouvent  pas  en  équilibre,  et  la 
force  qui  tend  à  les  faire  revenir  en  sens  inverse  est  d'autant  plus  consi- 
dérable pour  le  piston  d'eau,  qu'on  veut  aller  plus  vite,  et,  pour  le  piston 
de  vapeur,  qu'on  veut  détendre  davantage.  Le  résultat  de  ce  défaut  d'é- 
quilibre est  de  fermer  violemment  les  soupapes  de  refoulement  et  d'aspi- 
ration. La  marche  de  ces  machines  dépend  donc,  à  un  très-haut  degré,  de 
la  solidité  de  ces  pièces  essentielles  et  du  système  dans  lequel  elles  sont 
construites;  il  faut,  d'une  part,  qu'elles  présentent  une  ouverture  suffi- 
sante pour  le  passage  de  l'eau  et  des  corps  étrangers  qu'elle  entraîne  sou- 
vent avec  elle;  de  l'autre,  que,  sous  une  énorme  pression,  elles  se  ferment 
sans  choc  qui  pourrait  les  briser,  sans  frottement  qui  pourrait  les  user. 
Aussi  les  constructeurs  ont-ils  pour  cela  essayé  de  nombreuses  disposi- 
tions, dans  l'examen  desquelles  nous  ne  croyons  pas  devoir  entrer,  parce 
qu'elles  se  rattachent  à  une  théorie  spéciale  qui  sort  du  cadre  de  cet  ou^ 
vrage*  Nous  avons  d'ailleurs  une  trop  courte  expérience  de  ces  machines 
pour  que  nous  osions  proposer  des  solutions  aux  difficultés  et  aux  imper- 
fections que.  nous  venons  de  signaler,  et  qui  ne  les  empêchent  pas  d'avoir 
une  grande  supériorité  sur  toutes  celles  qui  sont  en  usage  pour  la  même 
destination. 

Nous  ferons  encore  remarquer,  en  terminant,  qu'il  est  facile  de  ftiire 
varier  la  puissance  des  machines  de  Cornwall ,  c'esl>4-dire  la  quantité 
d'eau  élevée  et  la  hauteur  à  laquelle  elle  est  élevée*  Ce  dernier  change- 
ment est  même  celui  qui  s'opère  le  plus  facilement.  Il  suffit,  en  effet,  de 
diminuer  la  détente,  en  conservant  la  pression  initiale  et  en  ajoutant  au 
piston  d'eau  un  nouveau  contrepoids  égal  à  lOOO^ûoZi,  Zi  étant  le  surcroît 
de  hauteur  à  laquelle  l'eau  doit  être  élevée.  Quant  au  produit  de  la  ma- 
chine, on  peut,  dans  certaines  limites,  augmenter  et  diminuer  la  longueur 
de  la  course  et  le  nombre  des  coups  de  piston  ;  car,  si  le  temps  de  la  chute 
des  deux  pistons  est  déterminé^  les  temps  d'arrêts  qui  les  séparent  ne  le 
sont  pas,  et  on  a  une  certaine  latitude  à  cet  égard.  Enfin,  en  prenant  un 
piston  d'un  plus  gitind  ou  d'un  plus  petit  diamètre,  on  obtiendra  une  plus 
grande  ou  une  plus  petite  quantité  d'eau  ;  mais  ce  changement,  dans  les 
fortes  machines,  est  une  opération  asan  longue^  à  laquelle  on  ne  pourrait 


Digitized  by 


Google 


DU  MOUVEMENT  VARIE  DANS  LES  CONDUITES.  203 

avoir  recours  pour  le  service  habituel,  tandis  que  rien  n'est  si  facile  que 
d'ajouter  des  contrepoids  et  de  diminuer  la  détente.  Une  machine  de 
Cornwall  pourrait  donc  très-bien  desservir  deux  étages  d'une  distribution 
d'eau  ;  il  va  sans  dire  que  cette  faculté  est  limitée  par  la  pression  maximum 
de  la  chaudière,  et  qu'elle  s'achète  par  une  plus  grande  consommation  de 
charbon. 

Nous  terminerons  ces  considérations  générales  sur  les  machines  de 
Cornwall  en  disant  que  les  ingénieurs  anglais  prétendent  être  parvenus  à 
réduire  la  consommation  de  charbon  à  moins  de  1^  par  force  de  cheval  et 
par  heure,  c'est-à-dire  à  produire  en  moyenne  280,000  kilogrammètres 
avec  1  kilogramme  de  charbon  *.  Or,  les  machines  rotatives  brûlent  trois 
et  quatre  fois  plus  de  charbon.  Il  est  donc  à  désirer  que  l'usage  des  ma-^ 
chines  de  Cornwall  pour  les  distributions  d'eau  s'étende  de  plus  en  plus; 
c'est  dans  ce  but  que  nous  avons  présenté  les  formules  de  ce  chapitre, 
dont  on  pourra  tirer  parti  pour  les  calculs  des  conditions  de  leur  établi&- 
sement. 

*  Nous  regrettons  de  ne  .pouvoir  confirmer  ces  résultats  par  des  expériences  sur  les  nouvelle 
machines  de  GhaiLlot,  dont  une  seule  est  aujourd'hui  montée  et  ne  se  trouve  pas  encore  dans  des 
conditions  où  Ton  puisse  calculer  son  rendement  normal.  Voici  quelles  sont  leâ  conditions  prin- 
cipales du  cahier  des  charges. 

Le  prix  de  chaque  machine  se  trouvera  fixé  par  le  poids  et  la  classification  des  pièces  qui  k 
composeront.  Toutefois  il  ne  devra  pas  dépasser  une  somme  de  140,000  fr.  pour  chaque  machine 
complète,  depuis  la  tubulure  de  prise  de  vapeur  jusqu'à  la  tubulure  de  raccordement  de  la  pompe 
foulante  avec  le  réservoir  d'air,  et  non  compris  les  contrepoids  supplémentaires  qu'il  y  aurait 
lieu  d'ajouter  ultérieurement. 

Chaque  machine  ne  devra  pas  consommer  par  heure  et  par  force  de  cheval  en  eau  montée,  sa 
marche  étant  réglée  à  8  coups  de  piston  par  minute,  la  tension  de  la  vapeur  étant  de  4  atmosphères 
dans  la  chaudière  et  la  détente  ayant  lieu  au  1/4  de  la  course  de  piston,  plus  de  12  kil.  de  tapeur. 
Le  poids  de  vapeur  sera  constaté  par  le  poids  d'eau  introduit  dans  la  chaudière.  Chaque  kilogramme 
de  vapeur  consommé  en  moins  ou  en  plus  donne  Heu  à  une  prime  ou  à  une  retenue  de  3,000  fir. 

Cette  condition  de  rendement,  qui  a  été  ainsi  stipulée  parce  que^  la  chaudière  étant  oonstruitë^ 
on  ne  pouvait  rendre  l'entrepreneur  responsable  de  la  consommation  de  charbon,  correspond  à 
1^,50  par  heure  et  par  force  de  cheval.  Mais  on  remarquera  que  la  force  est  ici  mesurée  en  eau 
montée,  c'est-à-dire  par  l'effet  utile  et  qu'on  ne  tient  même  pas  compte  de  la  résistance  due  an 
frottement  de  l'eau  dans  la  colonne  ascensionnelle. 

Les  machines  représentées  par  les  planches  9  et  10,  sont  une  imitation  des  machines  employées 
à  la  distribution  de  Londres  et  ont  été  construites,  à  l'usine  du  Creuzot,  sur  les  dessins  de  M.  Corot, 
inspecteur  des  machines  du  senice  Municipal  de  la  ville  de  t'aris. 
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LÉGENDE  EXPLICATIVE 

DES  PLANCHES  9  ET  10  RELATIVES  A  LA  MACHINE  A  VAPEUR  SYSTÈME  DE  GORNWALL, 
CONSTRUITE  DANS  L'ÉTABLISSEMENT  DE  CHAILLOT. 


PLANCHE  9. 
Covpe  ëe  ta  auiekine  pmt  ë«i  pUmm  ptanMéiem  mu  tetaiieler. 


A   Cylindre  à  vapeur.  —  Ce  cylindre  est  entouré  d'une  première  enveloppe  dans  la- 
quelle la  vapeur  circule,  et  d'une  seconde  enveloppe  remplie  de  charbon  pilé. 

B    Corps  de  pompe  et  piston  plongeur. 

C    Réservoir  d'air. 

D    Soupape  d^aspiration. 

E    Soupape  de  refoulement. 

Ces  soupapes  sont  de  simples  clapets  triangulaires  tournant  autour  d'une  char- 
nière horizontale  9  le  ehoc  qui  résulte  de  leur  fermeture  a  déterminé  à  adopter 
un  autre  système  de  soupape  pour  la  seconde  machine. 

F    Pompe  d'eau  froide  pour  le  condenseur. 

G   Pompe  à  air  et  à  eau  de  condensation. 

H   Condenseur. 

H'  Modérateur  de  l'injection. 

I    Réservoir  d'eau  chaude. 

J    Pompe  alimentaire  des  chaudières. 

K   Pompe  injectant  de  l'air  dans  la  partie  supérieure  du  réservoir  d'air. 

L    Arrivée  de  la  vapeur  sur  le  piston. 

M   Soupape  d'équilibre. 

N   Soupape  du  condenseur. 

(Voir  le  détail  de  ces  pièces  à  la  planche  iO,  fig.  M,  N.) 

0   Conduite  établissant  l'équilibre  entre  le  dessus  et  le  dessous  du  piston  de  vapeur. 

P   Cataracte.  Voir  la  planche  10  (fig,  88  qmter)  et  sa  légende  pour  l'explication  de 
cet  appareU. 

Q    Contrepoids  destinés  à  produire  le  refoulement  de  l'eau  dans  le  réservoir  d'air. 

R   Contrepoids  destinés  à  augmenter  la  masse  en  mouvement,  et  à  diminuer  par  là  la 
vitesse  de  la  descente  du  piston  de  vapeur. 

S   Bâtis  en  fonte  portant  les  arbres  des  leviers  des  diverses  soupapes.  (Voir  la  pi.  10 
et  sa  légende,  pour  Texplication.de  cette  partie  du  mécanisme.)     ... 

S'  Poutrelle  portant  les  tasseaux  qui  ferment  les  soupapes. 

T   Balancier. 

U   Parallélogramme. 
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V  Armature  portant  une  traverse  destinée  à  empêcher  le  piston  de  vapeur  de  frapper 

sur  les  fonds  du  cylindre. 

V  Ressort  en  charpente  portant  un  tampon  qui  reçoit  le  choc  de  la  traverse  V. 

X   Treuils  destinés  au  montage,  aux  réparations  et  au  démontage  des  diverses  parties 
du  mécanisme. 

V  Tuyau  d'aspiration. 

Z    Niveau  de  l'eau  dans  le  puisard. 


PLANCHE  10. 


aa  Arbre  de  la  soupape  d'équilibre. 

a  Touche  de  cet  arbre,  qui  reçoit  le  choc  du  tasseau  de  la  poutrelle. 

a  Tasseau  de  la  poutrelle  qui ,  au  moyen  de  la  touche  a\  fiiit  tourner  l'arbre  de  la 

quantité  nécessaire  pour  que  le  quart  de  cercle  ^  s'accroche  dans  le  loquet. 

|3  Quart  de  cercle  qui  tourne  avec  l'arbre  aa  et  s'accroche  dans  le  loquet  y. 

y  Loquet  qui  maintient  le  quart  de  cercle. 

X  Tige  du  contrepoids  qui  foit  tourner  l'arbre  lorsque  le  loquet  est  soulevé. 

e  Balancier  du  contrepoids. 

6  Contrepoids. 

[i  Tige  de  la  soupape. 

bb  Arbre  de  la  soupape  du  condenseur. 


y'  \  Voir  ci-dessus,  aux  mêmes  lettres  sans  accent,  l'explication  des  parties  du  mé- 
X'  (       canisme. 

r 

e 
6' 

ce  Arbre  de  la  soupape  ^admission. 

y  ^    Voir  ci-dessus,  aux  mêmes  lettres  sans  accent,  l'explication  des  parties  du  mé- 
canisme. 
t'   ' 

y .    ^ 

"^  "*  :■■       Oh  voit  que  les  trois  sQupppes  se  ferment  au  mjo^en  de  trois  roécanistnes  sem- J 
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blables  :  le  mouvement  de  la  poutrelle  SS',  amenant  les  tasseaux  sur  les  touches 
des  arbres,  les  fait  tourner  d'un  quart  de  révolution,  ce  qui  ferme  la  soupape, 
soulève  les  contrepoids  qui  sont  maintenus  dans  leur  position  au  moyen  d'un 
loquet,  qi;'il  va  suffire  de  soulever  pour  les  faire  retomber  et  ouvrir  la  soupape. 

d  Levier  conduit  par  la  poutrelle  qui,  au  moyen  des  communications  de  mouvement, 
soulève  alternativement  les  tiges  des  cataractes. 

e  Tige  de  la  cataracte  qui  ouvre  les  soupapes  du  condenseur  et  du  tuyau  d'équilibre  ; 
elle  s'élève' quand  le  levier  s'abaisse. 

ef  Tige  de  la  cataracte  qui  ouvre  la  soupape  d'admission  ;  elle  est  soulevée  par  le  même 
levier,  au  moyen  d'une  communication  de  mouvement  établie  sous  le  plancher. 
(Cette  cataracte  n'est  pas  représentée  sur  la  figure.) 

P  Cataracte.  Voir,  au  bas  de  la  feuille,  le  plan  et  la«coupe  de  ce  petit  appareil.  Il  se 
compose  essentiellement  d'un  corps  de  pompe  g ,  d'un  piston  plein  A,  et  d'une 
bâche  remplie  d'eau  t.  Au  fond  du  corps  de  pompe  est  une  soupape  dormante , 
s'ouvrant  du  dehors  en  dedans.  Lorsque  le  piston  est  soulevé,  une  partie  de  Teau 
de  la  bâche  entre  dans  le  corps  de  pompe;  le  piston ,  abandonné  à  lui-mémei 
ne  redescendrait  pas,  si  la  soupape  dormante  j  pouvait  se  fermer  exactement  \ 
mais,  au  moyen  du  levier  /  réglé  par  l'écrou  extérieur  m,  on  empêche  cette 
soupape  de  retomber  exactement  sur  son  siège,  et  Teau  du  corps  dé  pompe,  en 
s'échappant  par  l'orifice  qui  résulte  de  cette  fermeture  incomplète,  fait  retomber 
le  piston  h  et  la  tige  e,  d'autant  plus  rapidement  que  cet  orifice  est  plus  consi- 
dérable. 

f  Tringle  qui  s'abaisse  quand  la  tige  de  la  cataracte  s'élève,  et  remonte  quand  elle 
descend.  C'est  elle  qui,  en  soulevant  les  loquets,  détermine  l'ouverture  des  ca«- 
taractes. 

Lorsque  la  poutrelle  remonte ,  la  tige  du  piston  de  la  cataracte  devient  indé-*- 
pendante  de  son  mouvement. 

La  seconde  cataracte  ouvre  la  soupape  du  condenseur  par  un  mécanisme 
complètement  analogue,  qu'il  est,  par  conséquent,  inutile  de  détailler. 
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CHAPITRE  XII. 

DU  TRACÉ  ET  DU  DIAMÈTRE  DES  CONDUITES  MAITRESSES',  ^DE  L'EMPUGENElfT 
DES  RÉSERVOIRS,  DES  ROBINETS  D'ARRÊT  ET  DE  DÉCHARGE,  ETC. 

123.  Dans  les  chapitres  précédents,  nous  ne  nous  sommes  occupé  que 
de  déterminer  les  sections,  les  pentes,  etc.,  etc.,  que  doivent  avoir  les  con- 
duites d'un  tracé  déterminé,  pour  fournir  une  certaine  quantité  d'eau;  c'est, 
comme  on  l'a  vu,  une  question  toujoui's  facile  à  résoudre  d'après  des  for- 
mules d'analyse.  Mais  les  distributions  d'eau  en  présentent  une  autre  beau* 
coup  plus  complexe  et  plus  intéressante,  c'est  de  déterminer  le  tracé  des 
conduites  qui  doit  donner  le  résultat  cherché,  avec  le  moins  de  dépense 
possible.  Faisons-en  tout  de  suite  comprendre  l'importance  par  un  exemple 
.simple. 

Soient  ÀB  une  conduite  maîtresse  donnée,  a  et  &  deux  orifices  à  alimenter. 
Dans  la  position  où  les  représente  la  figure  89,  il  est  clair  que  le  moyen 
le  plus  économique  d'arriver  au  résultat,  c'est  d'établir  les  deux  branche- 
ments amj  bn;  mais  on  voit  de  suite  que  si  les  orifices  avaient  été  en  a'  et 
b%  il  aurait  pu  y  avoir  économie  à  n'avoir  qu'un  embranchement,  se  bi- 
furquant sur  les  deux  orifices,  au  moyen  de  qa'  et  qb',  au  lieu  des  deux 
embranchements  an  et  Vn.  Cette  économie  serait  plus  considérable  en- 
core, si,  au  lieu  de  deux  points,  on  en  avait  un  plus  grand  nombre.  Quand 
il  s'est  agi  de  faire  varier  le  diamètre  d'une  conduite,  pour  avoir  le  mini** 
mum  de  dépense,  nous  avons  fait  voir  qu'on  ne  pouvait  jamais  espérer, 
au  moyen  de  cette  variation ,  qu'une  économie  insignifiante,  compensée 
presque  toujours  par  d'assez  graves  inconvénient^^.  11  n'en  est  pas  ainsi  dans 
le  tracé  des  conduites,  il  n'y  a,  pour  ainsi  dire,  pas  de  limites  aux  économies 
que  peut  produire  une  étude  raisonnée,  ou  plutôt  aux  dépenses  auxquelles 
peut  conduire  un  mauvais  système.  Si,  au  lieu  de  faire  les  branchements 
am,  brif  on  appliquait  à  ces  orifices  la  solution  qui  convient  aux  orifices  a' 
b\  c'est-à-dire  si  Ton  faisait  un  branchement  principal  p'q'  et  des  branche- 
ments secondaires  q'a,  q'b^  il  est  évident  qu'on  dépenserait  3,  4,  5,  6  fois 
plus  qu'il  ne  faudrait,  suivant  les  positions  des  orifices  et  leurs  distances  à 
la  conduite  maîtresse. 
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U  est  impossible  de  soumettre  au  calcul  toutes  les  combinaisons  que 
peut  présenter  la  disposition  d*un  certain  nombre  d'oriGcés,  car  cette  dis- 
position,  combinée  d'ailleurs  avec  les  sujétions  qui  résultent  de  la  direction 
des  voies  publiques ,  varie  à  Tinfini.  Nous  nous  bornerons  donc  à  exposer 
quelques  principes  généraux  qui  peuvent  servir  de  guide  dans  la  recherche 
du  système  le  plus  économique. 

124.  Lorsque  des  branchements  doivent  être  alimentés  par  une  coU' 
duite  maîtresse  qui  les  divise  en  deux  parties,  la  position  de  cette  conduite, 
qui  donne  le  minimum  de  dépense^  est  celle  qui  permet  de  leur  donner  le 
même  diamètre. 

En  effet,  si  nous  considérons  le  branchement  ab  (fig.  90) ,  alimenté  au 
point  m  de  son  parcours  par  la  conduite  km,  la  dépense  de  ce  branchement 
sera,  comme  nous  l'avons  vu  : 

Id+rd, 

et  on  aura,  pour  déterminer,  d  et  d, 

d=kl%    d'=KT^, 

Â  et  À'  étant  des  fonctions  de  Q  et  de  H,  de  Q'  et  de  H^  variant  suivant  la 
nature  du  service  que  doit  faire  lé  branchement,  la  dépense  S  est  donc 
représentée  par 

En  différentiant  cette  équation  et  remarquant  qu'on  2il+V=h,  et  par 
conséquent  d/ = — dV,  on  a 

A/'«=A'r«, 

et  par  conséquent  d=d\ 

Ce  principe  s'applique,  comme  on  voit,  toutes  les  fois  que  les  deux  par^ 
ties  du  branchement  font  un  service  de  même  nature.  S'il  s'agit  d'un 

service  en  route,  on  aura,  en  vertu  des  équations  d'=  y-^  et  ^+  V—L, 

1-V    H''   '-î/H+yH'^  î/if+yH'' 


On  voit  que  pour  peu  que  le  niveau  des  extrémités  des  branchements  ne 
varie  pas  trop,  l  ne  diffère  pas  sensiblement  de  t. 
Pour  un  service  d'extrémité,  on  aura  de  même,  en  vertu  de  l'équation 
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Si  le  niveau  des  orifices  était  sensiblement  le  même,  la  longueur  totale 
du  branchement  serait  divisée  en  parties  proportionnelles  aux  carrés  des 
débits.  En  général^  l'alimentation  doit  toujours  se  rapprocher  de  l'orifice 
où  elle  est  la  plus  difficile,  soit  à  cause  du  niveau,  soit  à  cause  du  volume  à 
débiter,  ce  qu'il  était  du  reste  facile  de  prévoir. 

On  voit  qu'ayant  un  système  quelconque  de  branchements  à  alimenter, 
il  sera  toujours  facile  de  calculer  le  point  où  ils  doivent  être  coupés  par  le 
tracé  de  la  conduite  maîtresse,  condition  qui  le  déterminerait,  si  Ton  ne 
devait  avoir  égard  qu'à  la  dépense  des  branchements  ;  mais,  dans  la  pratique, 
on  doit  aussi  tenir  compte  de  celle  de  la  conduite  maîtresse  elle-même. 
Si,  par  exemple,  elle  devait  partir  du  réservoir  À,  il  est  évident  que  la 
ligne  brisée  ktaninC  donnerait  un  tracé  plus  dispendieux  que  la  ligne 
droite  Am,  qui,  considérée  isolément,  fournirait  le  plus  économique.  Il  y  a 
donc  entre  ces  deux  lignes  une  direction  intermédiaire  AN  à  laquelle  cor- 
respond le  minimum  de  dépense.  Sa  détermination,  qui  serait  très* 
compliquée  si  Ton  envisageait  le  problème  d'une  manière  abstraite,  est 
toujours  très-simple  dans  la  pratique.  En  effet,  les  tuyaux  ne  pouvant  être 
placés  que  dans  la  direction  des  voies  publiques,  les  principes  que  nous 
venons  d'exposer  et  ceux  qui  vont  suivre  suffiront  toujours  pour  que  l'in- 
génieur puisse  déterminer  immédiatement  la  solution  la  plus  avantageuse 
parmi  le  très-petit  nombre  de  celles  qui  sont  possibles. 

Le  prix  de  transport  par  mètre  cube  d'une  quantité  d'eau  déterminée j 
au  moyen  de  tuyauXf  est  d'autant  moins  élevé  que  cette  quantité  est  plus 
considércAle. 

Le  prix  A  de  transport  d'une  quantité  d'eau  déterminée  Q,  à  une  dis- 
tance L,  est,  en  effet,  proportionnel  à  la  dépense  d'établissement  de  la  con« 
duite;  on  peut  donc  écrire  : 

H* 

le  prix  de  transport  de  l'anité  de  yolume'sera  donc 

1  « 

«_-A_     T»L»' 

«7 
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On  voit  que  ce  prix  est  en  raison  inverse  de  la  puissance  ^  du  volume, 

et  que,  par  conséquent,  il  y  a  toujours  avantage  à  concentrer  les  masses 
d'eau,  au  lieu  de  les  éparpiller  dans  un  grand  nombre  de  conduites.  C'est 
par  une  application  de  ce  principe  général  que  nous  avons  déjà  fait  voir 
le  surcroît  de  dépenses  qui  résultait  de  la  division  de  Teau  dans  des  con- 
duites parallèles  (n''  54). 

Remarquons,  en  passant,  que  la  dépense  en  tuyaux  d'une  distribution  ne 
croît  pas  proportionnellement  à  la  quantité  d'eau  distribuée,  mais  seulement 

à  la  puissance  g  de  cette  quantité. 

Si,  pour  une  distribution  de  50  litres,  elle  s'élève  à À, 

t 

-1  =:1,08A, 

f 

pour  ime  distribution  de  100  litres,  à Â(a)'=l,32Â. 

125.  Nous  allons  déduire  des  principes  précédents,  comme  type  de 
distribution,  l'alimentation  d'un  terrain  indéfini,  supposé  sensiblement  ho- 
rizontal, pour  faii'e  voir  suivant  quelle  loi  rationnelle  les  tuyaux  de  différents 
diamètres  devraient  s'intercaler  dans  les  mailles  du  réseau  de  conduites 
qui  doit  couvrir  le  terrain. 

D'après  ce  que  nous  avons  dit  plus  haut  (n*  124),  on  reconnaît  d'abord 
que  le  terrain  doit  être  divisé  en  deux  parties  symétriques  par  une  con- 
duite principale.  Le  diamètre  de  cette  conduite  et  celui  de  tous  les  autres 
seront  supposés  constants,  pour  que  le  service  puisse  se  faire  dans  les 
deux  sens.  D'ailleurs,  après  avoir  résolu  le  problème  dans  cette  hypothèse, 
rien  ne  serait  si  facile  que  de  faire  varier  les  diamètres  suivant  les  débits. 
La  question  est  donc  ramenée  à  distribuer  l'eau  sur  un  des  côtés  d'une 
conduite  considérée  comme  réservoir  inépuisable. 

Le  réseau  sera  évidemment  alimenté  par  des  conduites  perpendiculaires 
à  cette  ligne  maîtresse  ;  il  s'agit  d'en  déterminer  la  position,  la  longueur  et 
le  diamètre.  Considérons  donc  isolément  une  de  ces  conduites  BD  (tig.  91). 
Un  instant  de  réflexion  suffit  pour  reconnaître  que  la  limite  du  terrain 
qu'elle  doit  alimenter  est  donnée  par  les  bissectrices  BM,  BN  des  angles 
droits  formés  en  B  par  le  branchement  BD,  car,  suivant  qu'un  point  sera 
situé  à  droite  ou  à  gauche  de  cette  bissectrice,  il  se  trouvera  plus  près  de 
la  conduite  ou  du  branchement.  Les  branchements  sur  BD  et  sur  BC,  tels 


Digitized  by 


Google 


DU  TRACÉ  ET  DU  DIÂIIÊTIIE  DES  CONDUITES  MAITRESSES.  3il 

que  09  et  op,  ne  devront  donc  pas  dépasser  la  ligne  BM.  Il  suit  de  là  qu'on 
ne  devra  trouver  sur  la  ligne  ÂBC  de  branchement  de  l'importance  de  BD^ 
c'est-à-dire  de  son  diamètre,  qu'à  une  distance  de  B,  telle  que  BG=BD*  On 
limitera,  de  même,  par  la  bissectrice  CD,  le  dernier  bassin  de  ce  nouveau 
branchement,  qui  se  trouvera  être  CmM,  comme  celui  de  DB  sera  DntB, 
comme  celui  de  BC  sera  BmC.  Si  ces  trois  triangles  rectangles  isocèles  sont 
assez  grands  pour  qu'il  soit  nécessaire  d'avoir  de  nouveaux  branchements, 
il  est  clair  qu'ils  devront  diviser  les  bases  BD,  BC,  CM  en  deux  parties 
égales,  car  s'ils  étaient  à  droite  ou  à  gauche,  la  dépense  des  branche- 
ments secondaires  serait  augmentée,  comme  nous  lavons  démontré  plus 
haut. 

En  continuant  et  en  répétant  le  même  raisonnement  pour  les  parties 
de  terrain  contiguës,  on  arrive  à  former  le  réseau  type  représenté  par  la 
figure  92.  Des  numéros,  d'autant  plus  élevés  que  les  conduites  alimentent 
de  plus  petits  bassins,  indiquent  leur  importance;  ces  bassins,  limités 
par  des  lignes  ponctuées,  sont  des  carrés  construits  sur  les  conduites 
comme  diagonales,  et  dont  la  surface  croit  suivant  une  progression  géomé- 
trique, dont  la  raison  est  4;  de  sorte  que  si  d  est  le  diamètre  d'un  cer- 
tain ordre  de  conduites,  le  diamètre  d'  de  l'ordre  supérieur  sera  donné 
par  l'équation 

3     »  ' 

d'où  d'=dVÎQ  =  i,^bd. 

On  voit  d'ailleurs,  sur  la  figure,  que  la  longueur  d'une  série  de  tuyaux 
est  toujours  double  de  celle  de  la  série  précédente,  car  elle  doit  être  inter- 
calée dans  toutes  les  autres  séries.  Pour  faire  comprendre  le  sens  de  la 
formule  géométrique  représentée  par  la  figure  92,  nous  avons  inter-- 
rompu  les  conduites  aux  limites  des  terrains  qu'elles  alimentent;  mais  il 
est  clair  que,  dans  la  pratique,  elles  devraient  se  continuer  sans  aucune 
interruption. 

126.  Le  cas  que  nous  venons  de  considérer  est,  sans  contredit,  une 
abstraction  mathématique  qu'on  ne  doit  jamais  rencontrer,  cependant 
nous  pensons  qu'elle  peut  servir  de  guide  dans  beaucoup  de  circonstances. 
Gtons,  comme  exemple,  la  distribution  des  eaux  de  l'Ourcq,  telle  qu'elle 
existait  à  l'époque  où  Genieys  publia  son  ouvrage  (planche  VIII,  2"*  partie). 

Voici  comment,  dans  l'explication  de  cette  planche,  cet  ingénieur  motive 
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cette  distribution  :  «  On  a  suivi  le  système  proposé  en  1810  par  M.  Gi- 
«  rard,  et  qui  consiste  à  dériver  soit  du  bassin  de  la  Yillette,  soit  de  l'a- 
a  queduc  de  ceinture  qui,  partant  de  ce  bassin  et  se  soutenant  à  la 
«  même  hauteur,  contourne  la  partie  septentrionale  de  Paris  jusqu'à  la 
a  plaine  de  Monceaux,  le  volume  d'eau  que  Ton  destine  à  chaque  fontaine, 
0  et  à  Ty  porter  par  une  conduite  particulière.  » 

Ce  système  est  précisément  le  contre-pied  de  celui  que  nous  venons 
d'exposer.  Il  est  facile  de  voir  qu'il  tend  à  multiplier  outre  mesure  le 
nombre  des  conduites  maîtresses,  et  à  les  isoler  entre  elles,  de  manière 
à  ce  qu'elles  ne  puissent  se  suppléer.  L'eau  de  l'Ourcq,  amenée  au  bassin 
de  La  Yillette,  pénètre  dans  Pari3  au  moyen  d'un  aqueduc  souterrain  qui 
se  développe  parallèlement  à  l'enceinte,  dans  un  terrain  beaucoup  trop 
élevé  pour  qu'il  puisse  être  alimenté  autrement  qu'avec  des  pompes.  Le 
but  de  cet  aqueduc  était  de  diminuer  la  longueur  des  nombreux  branche- 
ments, qui,  dans  ce  système  morcelé,  auraient  dû  rayonner  de  l'origine 
de  la  distribution.  Mais,  dès  qu'on  reconnaît  les  nombreux  inconvénient 
de  ce  système,  l'aqueduc  de  ceintuce,  à  partir  de  la  galerie  Saint-Laurent, 
n'est  plus  motivé.  Une  forte  conduite,  partant  de  l'extrémité  de  cette  ga- 
lerie, traversant  Paris  par  la  rue  Saint-Denis  et  la  rue  de  la  Harpe,  et 
aboutissant  à  un  réservoir  d'extrémité  ;  puis  des  branchements  perpendi- 
culaires, ou  à  peu  près,  par  les  boulevards,  par  les  rues  Saint-Honoré  et 
Saint-Antoine,  par  les  quais  de  la  rive  gauche  ou  les  rues  parallèles,  des- 
serviraient les  mêmes  points,  avec  un  développement  de  conduites  maî- 
tresses beaucoup  moindre  et  en  supprimant  les  3/4  de  l'aqueduc  de  ceinture. 
Que  si  on  tenait  absolument  à  dédoubler  la  conduite  principale,  pour  n'a- 
voir jamais  d'interruption  complète  de  service,  on  aurait  pu  en  placer  une 
dans  la  direction  de  celle  du  pont  de  la  Tournelle,  et  une  autre  par  la  rue 
du  Faubourg-Saint-Denis  et  les  boulevards,  jusqu'à  la  Madeleine,  la  place 
de  la  Concorde,  etc.,  etc.,  etc.  Les  conduites  transversales  auraient  rendu 
le  système  de  distribution  solidaire,  tandis  que  celui  que  représente  la 
planche  constitue  plutôt  douze  distributions  isolées  qu'une  distribution 
unique;  Paris  se  trouve  divisé  en  douze  sections  perpendiculaires  à  la 
Seine,  complètement  indépendantes  ;  car  les  tuyaux  répartiteurs,  qui  ne  sont 
pas  figurés  sur  le  plan,  sont  complètement  insuffisants  pour  établir  entre 
les  conduites  maîtresses  une  communication  utile;  d'ailleurs,  cet  isole- 
ment entrait  tellement  dans  le  système  primitif  de  l'auteur  du  projet,  que 
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ces  communicatioDs  secondaires  étaient  rarement  établies.  Le  système 
primitif  de  la  canalisation  de  Paris  n'est  donc  pas,  selon  nous,  un  exemple 
à  imiter. 

127.  n  nous  est  évidemment  impossible  de  prévoir  tous  les  cas  qui 
peuvent  se  présenter,  et  d'y  appliquer  les  principes  généraux  que  nous 
venons  d'exposer,  parce  que  leur  nombre  est  infini,  et  que  la  solution  qui 
convient  à  chacun  d'eux  est  plutôt  une  affaire  d'imagination  et  d'invention 
que  de  calcul  ;  mais  on  peut  du  moins  faciliter  cette  recherche  par  quel- 
ques exemples  qui  mettent  en  évidence  les  avantages  et  les  inconvénients 
des  divei's  partis  qu'on  peut  adopter.  C'est  ce  que  nous  allons  essayer  de 
faire  dans  la  suite  de  ce  chapitre. 

Supposons  l'eau  amenée  et  élevée  à  un  certain  point  0  (fig.  93),  que 
nous  appellerons  l'origine  de  la  distribution,  et  dont  le  niveau  domine 
nécessairement  celui  de  tous  les  orifices  qu'on  veut  servir.  Pour  des  ma- 
chines sans  château  d'eau ,  c'est-à-dire  où  l'eau  est  poussée  directement 
dans  la  conduite  ascensionnelle,  ce  point  doit  être  considéré  comme  situé 
à  la  hauteur  qui  serait  donnée  par  un  manomètre  implanté  sur  cette  con- 
duite. L'origine  d'une  distribution  peut  être  située  dans  le  périmètre  à  ali- 
menter ou  en  dehors  :  il  suffit  évidemment  de  s'occuper  de  ce  dernier  cas, 
qui  comprend  le  premier,  puisque  quand  l'origine  est  en  dehors,  le  pre- 
mier travail  à  faire  est  de  la  transporter  en  dedans  par  un  aqueduc  ou  une 
conduite.  Soient  donc  (fig.  93  et  94)  ÂBGDEF  le  polygone  qui  renferme 
tous  les  orifices  à  alimenter,  et  0  un  point  extérieur,  d'où  l'eau  doit  des- 
cendre à  tous  les  orifices.  Pour  ce  qui  concerne  la  conduite  de  l'eau  depuis 
le  point  0  jusqu'au  périmètre ,  nous  ne  pouvons  que  renvoyer  aux  con- 
sidérations que  nous  avons  exposées  sur  les  conduites  et  les  aqueducs 
(chap.  X).  Nous  ferons  seulement  observer  que  de  l'eau  élevée  par  une 
machine  peut  être  conduite  par  un  aqueduc,  lorsque  près  de  la  machine 
se  trouve  un  coteau  qui  s'étend  dans  le  sens  de  la  surface  à  alimenter. 
On  fait  alors  dégorger  le  tuyau  ascensionnel  sur  le  versant  du  coteau,  à 
une  hauteur  convenable  pour  que  l'aqueduc  ait  une  pente  suffisante. 

128.  Soit  qu'on  prenne  ce  dernier  parti,  soit  que  l'on  conduise  le  tuyau 
jusqu'au  périmètre,  il  y  a  toujours  un  premier  tuyau  dont  le  diamètre  est 
arbitraire.  Eu  effet,  quelle  que  soit  sa  dimension,  on  pourra  toujours  se 
procurer  la  charge  nécessaire  pour  lui  faire  débiter  un  volume  d'eau  déter- 
miné au  moyen  d  une  machine  plus  puissante  et  d'une  plus  grande  consom- 


Digitized  by 


Google 


214  TRAITÉ  DE  LA  CONDUITE  ET  DE  LA  DISTRIBUTION  DES  EAUX. 

mation  de  charbon.  Ainsi,  si  l'on  avait  à  élever  O^^^OTô  d'eau  par  seconde, 
à  une  hauteur  de  50°",  au  moyen  d'une  machine  à  vapeur,  et  que  le  dia- 
mètre de  O'^yM  dût  donner  une  perte  de  charge  de  lO"',  le  problème  serais 
évidemment  résolu  avec  une  machine  de  60  chevaux,  dont  il  serait  facile 
de  calculer  la  dépense;  mais  il  le  serait  aussi  avec  une  conduite  d'un  dia- 
mètre quelconque,  0'',30,  par  exemple,  donnant  lieu  à  une  perte  de  charge 

3 

10  [-]  =45"',  exigeant  une  machine  de  95  chevaux  et  une  consommation 

de  charbon  correspondante  à  cette  force.  La  question  serait  de  savoir  si 

l'économie  obtenue  dans  rétablissement  de  la  conduite  ascensionnelle  com<» 

penserait  l'excédant  de  dépense  provenant  de  la  machine.  En  un  mot,  on 

voit  que,  dans  toute  question  d%  cette  nature,  il  s'agit  de  déterminer  le 

diamètre  qui  donne  un  minimum  pour  la  somme  des  dépenses.  C'est  ce 

qui  peut  se  faire  au  moyen  d'un  calcul  fort  simple. 

Soient  ;  G  le  prix  du  charbon  consommé  pour  produire  1000  kilo-? 

grammètres  de  travail  avec  la  machine  qu'on  doit  employer. 

Si,  par  exemple,  elle  devait  brûler  3  kilog.  par  heure  et  par 

force  de  cheval,  et  que  le  charbon  coûtât  0^,03  le  kilog.,  on 

'«■•«"c=o-;^iôô=''''««<»»'i 

q  le  débit  de  la  conduite  par  seconde; 

N  le  nombre  d'heures  pendant  lequel  elle  doit  marcher  par  jour  ; 

H  =7q^  1^  p^rte  de  charge  dans  la  conduite  ascensionnelle  ; 

|xD  le  prix  du  mètre  courant  de  conduite  ; 

F  le  prix  d'établissement  de  la  machine  par  force  de  cheval. 

La  dépense  nécessaire  pour  vaincre  le  frottement  de  la  conduite  ascen- 
sionnelle se  composera  : 

1^  Du  prix  d'achat  de  la  machine,  c'est-à-dire  de  ^Q^^—-^^y 

2^  De  la  consommation  de  charbon  par  an  capitalisée.  Le  nombre  de 
kildgrammètres,  employé  à  vaincre  le  frottement  de  la  machine,  est  par 
heure  de  3600^11,  par  jour  de  3600 NgH,  et  par  an  de  365  X  3600 NçH  ;  en 

1  Dans  les  applications  numériques,  le  chiffre  ainsi  obtenu  devrait  être  un  peu  augmenté  pour 
tenir  compte  de  quelques  autres  frais  proportionnels  à  la  puissance  de  la  machine  et  au  temps 
pendant  lequel  on  la  fait  marcher,  tels  que  le  graissage  de  la  machine,  le  salaire  des  ouvriers^  les 
réparations, etc.,  etc. 
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mettant  dans  cette  expression  pour  H  sa  valeur  J^,  et  en  la  multipliant 

par  20 C  pour  avoir  le  capital  qu'elle  représente,  on  obtient  pour  la  dé- 
pense relative  au  charbon 

65700  CNLg» 
D» 

La  dépense  de  la  conduite  étant  i^lLD,  la  quantité  à  rendre  en  mini- 
mum est 

c       FLg»  .   6b700CNLg>   .      r  n. 
^  =  3ÔdS^ D^ +fxLD, 

et  Ton  en  déduit 


D=^/gf/  1 


|F+328îJ00CN 


(54) 


En  différentiant  la  valeur  de  S.  on  trouve  : 

^  /FLg»   .   65700CNLg»\         ,  ^k 

5(3ÔF»  + 5r— j=fAD; 

on  a  donc,  pour  la  valeur  de  D  qui  donne  le  minimum  de  dépense, 

S=l,20pLD; 

on  trouverait  de  même,  dans  le  cas  où,  pour  assurer  le  service,  l'on  au^ 
rait  eu  recours  au  système  d'une  double  conduite  ', 

D'=0,704D,     S  ==2,40^LD'=l,70fiLD=  1,42S. 

On  voit  que  la  considération  des  dépenses,  nécessaires  pour  vaincre  le 
frottement  de  la  conduite  ascensionnelle,  diminue  le  rapport  qui  existe  or- 
dinairement entre  celles  de  la  conduite  simple  et  de  la  conduite  double. 
Ce  rapport,  représenté  par  1,52  (n®  54)  quand  il  ne  s'agit  que  d'une  com- 
munication de  réservoir  à  réservoir,  devient  1,42  quand  on  est  obligé  de 
se  servir  de  machines  à  vapeur. 

On  doit  remarquer  que  la  valeur  de  D,  trouvée  plus  haut,  est  indé- 
pendante de  la  longueur  de  la  conduite  :  cela  tient  à  ce  que  toutes  les 
dépenses  sont  proportionnelles  à  cette  quantité ,  qui  n'a  d'influence  que 
sur  le  chiffre  de  l'économie  qu'on  peut  obtenir  en  faisant  varier  le  dia- 
mètre. Des  variations  même  assez  sensibles  dans  les  quantités  de  F,  C,  N 
et  IX,  n'en  donneraient  que  d'insignifiantes  dans  celle  de  D,  attendu  que  ces 

^  Dans  ce  cas,  il  faiit^  dans  les  formules  précédentes,  remplacerai!  par  ^  t^^  et  ^  par  2«4. 
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quantités  n'y  entrent  que  sous  un  radical  dont  Findice  est  6.  Si  Ton  fait 

F=1800^,    N=12^     C=0S00035,    pi=100S 

qu'on  peut  considérer  comme  des  valeurs  moyennes  de  ces  quantités,  on 
aura 

expressions  qu'on  pourra  regarder  comme  des  approximations  suffisantes 
pour  des  études  préliminaires.  Ainsi,  en  donnant  à  q  diverses  valeurs,  on 
aurait  : 


n.e. 
ç  =  0,010 

0  =  0^460 

D'=:  0,013 


B.e. 
0,020 

0^30 

0,040 

0,080 

mx. 
0,060 

o'^& 

0r277 

or32 

oTae 

©7392 

0,1S9 

0,19K 

0,23 

0,25 

0,277 

0,070. . . 
0,424... 
0,209... 


11  va  sans  dire  que  ces  chiffres  doivent  être  rectifiés  d'après  les  circon- 
stances locales,  et  que  des  considérations,  qui  ne  sont  pas  susceptibles 
d'entrer  dans  ces  calculs,  peuvent  engager  l'ingénieur  à  en  modifier  les 
résultats:  Nous  avons  admis,  par  exemple,  une  hypothèse  qui  n'est  pas 
très-exacte,  c'est  qu'on  peut  assimiler  une  dépense  annuelle  au  capital 
qu'elle  représente  (voir  2*  partie,  note  de  la  page  64).  Or,  il  est  souvent 
plus  facile  et  plus  avantageux  de  dépenser  5000  fr.  par  an  que  d'en- 
gager d'une  manière  définitive  un  capital  de  lOÔOOO  fr.  On  ne  doit  donc 
voir  dans  les  résultats  précédents  que  des  chiffres  destinés  à  servir  de  point 
de  départ  à  des  recherches  ultérieures  plus  complètes. 

Si  l'eau  devait  être  élevée  par  un  moteur  hydraulique,  le  diamètre  se- 
rait limité  par  un  calcul  semblable,  dans  lequel  on  ferait  entrer  les  éléments 
spéciaux  de  la  question.  Mais  ces  éléments  dépendent  trop  des  circon- 
stances locales,  pour  qu'on  puisse  les  soumettre  à  un  type  commun.  On 
ne  peut  donner  d'autre  règle  que  de  chercher  la  combinaison  qui  donne 
le  minimum  de  dépense,  et  de  voir  ensuite  quelle  modification  on  doit 
lui  faire  subir  pour  qu'elle  satisfasse  aux  autres  conditions  d'une  bonne 
distribution. 

129.  Gomme  nous  l'avons  dit  plus  haut,  l'eau,  en  sortant  des  machines, 
peut  être  conduite  directement  dans  le  périmètre  à  alimenter  par  des  tuyaux 
ou  par  un  aqueduc.  Si  les  localités  se  prêtent  à  cette  dernière  combinaison, 
on  devra  prolonger  le  tracé  de  l'aqueduc  jusqu'au  point  où  la  conduite 
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forcée  commencerait  à  présenter  de  Favanfage.  Mais  il  est  évident  que  l'a- 
queduc ne  pourrait  entrer  dans  le  périmètre  qu'en  remblais,  car  il  est  né- 
cessairement  supérieur  à  la  surface  qu'il  est  destiné  à  alimenter.  On  sera 
donc  obligé  d'arrêter  cet  ouvrage  en  un  certain  point  M  voisin  du  péri- 
mètre, d'où  l'on  fera  partir  la  première  conduite  forcée.  Une  disposition 
particulière  du  périmètre  et  du  terrain  pourrait  engager  à  prolonger  l'a- 
queduc parallèlement  à  ce  périmètre,  pour  que  la  plupart  des  conduites 
vinssent  y  puiser  directement.  C'est,  comme  on  vient  de  le  voir,  ce  qui  a 
lieu  à  Paris  pour  laqueduc  de  ceinture.  Mais,  avant  de  prendre  ce  parti, 
on  devra  se  rendre  bien  compte  des  dépenses  dans  lesquelles  il  entraîne. 
En  effet,  le  développement  MN  de  l'aqueduc  et  la  longueur,  en  dehors  du 
périmètre,  de  toutes  les  conduites  qui  viendraient  s'y  brancher,  seraient 
complètement  perdus  pour  la  distribution  en  route,  et  il  est  rare  qu'en 
partant  de  M  et  poussant  dans  l'intérieur  du  périmètre  une  conduite  mat- 
tresse,  on  n'obtienne  pas  un  résultat  plus  avantageux,  car  cette  conduite, 
distribuant  l'eau  à  droite  et  à  gauche,  permet  de  diminuer  la  longueur  et 
le  diamètre  des  branchements. 

130.  Il  n'est  guère  possible  qu'une  distribution  d'eau  se  passe  de  ré- 
servoir. En  effet,  la  consommation  est  variable,  tandis  que  l'alimentation 
est  constante;  ainsi  l'eau  amenée  par  les  sources  naturelles,  ou  élevée  par 
les  miichines  hydrauliques,  est  fournie  régulièrement  pendant  vingt-quatre 
heures,  tandis  que  la  consommation  se  fait  en  général  en  douze  heures. 
Pendant  ces  douze  heures  même ,  elle  n'est  pas  régulière;  de  sorte  que, 
même  avec  des  machines  à  vapeur,  on  est  obligé  d'avoir  des  réservoirs 
pour  ne  pas  perdre  l'eau,  qui  en  certains  moments  dépasse  les  besoins  de 
la'  consommation.  Le  réservoir  permettant  d'ailleurs  d'interrompre  l'ali- 
mentation pour  des  réparations,  sans  suspendre  le  service,  est  donc  à  peu 
près  indispensable  :  on  ne  peut  mettre  en  question  que  son  emplacement 
et  sa  capacité. 

Si  le  réservoir  était  placé  en  tête  de  l'aqueduc  vers  H,  les  dimensions 
de  l'aqueduc  devraient  être  telles  qu'il  débitât ,  non  pas  le  produit  par 
seconde  de  la  source  ou  de  la  machine,  mais  la  consommation  maximum 
par  seconde.  Or,  cette  considération  peut  être  déterminante  pour  cer- 
tains aqueducs,  dont  la  dépense  pourrait  être  beaucoup  augmentée  par 
cette  circonstance;  de  plus,  il  est  évident  que  tout  accident,  que  toute  ré- 
paration qui  aurait  lieu  dans  le  réseau  des  conduites  de  la  distribution  in- 
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terromprait  le  service.  Si  Ton  place  le  réservoir  Ye)*sM,  la  position  sera 
meilleure.  L'aqueduc^  réduit  au  minimum  de  section  et,  par  eonséquënl, 
au  minimum  de  dépense,  pourrait,  suivant  la  capacité  du  réservoir,  étn$ 
mis  en  chômage  plus  ou  moins  longtemps,  sans  qu'il  y  ait  interruption  de 
service;  mais,  outre  que  la  conduite  MXDR,  partant  du  réservoir^  devrait 
avoir  le  diamètre  nécessaire  pour  faire  la  distribution  qui  correspond  au 
maximum  de  consommation,  une  réparation  en  X  pourrait  arrêter  tout  le 
service. 

Si,  au  contraire,  le  réservoir  étxiit  placé  en  R,  extrémité  de  la  eonduité 
principale,  il  est  évident  d*abord  qu'un  accident  quelconque;  arrivé  dans 
le  parcours,  ne  suspendrait  le  service  qu'entre  les  deux  robinets  d'arrôt  leé 
plus  voisins,  car  alors  Talimentation  se  ferait  des  deux  côtés;  de  plus^ 
le  diamètre  de  la  conduite  MXDR,  alimentée  des  deux  côtés  pendant  le 
moment  de  la  grande  consommation  ^  pourrait  être  en  général  beaucoup 
plus  petit  que  dans  le  cas  précédent.  L'extrémité  de  la  conduite  princi'» 
pale  qui  ti*averse  le  périmètre  est  donc  l'emplacement  qui  satisfait  lé 
mieux  aux  conditions  d'une  bonne  distribution  ;  mais  beaucoup  de  cir^ 
constances  peuvent  cependant  faire  préférer  une  autre  position.  La  dé- 
pense du  réservoir,  très-différente  suivant  le  niveau  du  terrain,  ainsi 
qu'on  le  verra  dans  le  chapitre  suivant,  est  une  des  plus  importantes*. 
Si,  par  exemple,  à  l'extrémité  R  de  la  conduite  le  sol,  sensiblement  plus 
bas  qu'en  M,  ne  permettait  pas  que  le  réservoir,  qui  y  serait  établi,  fît  seul 
le  service  de  la  distribution,  pendant  que  lalimeutation  directe  serait 
interrompue,  on  ne  pourrait  établir  en  ce  point  qu'un  réservoir  d'extré* 
mité  alimenté  par  la  conduke,  dans  les  moments  où  le  débit  en  route 
est  le  moins  considérable  (voir  le  chapitre  YII).  En  résumé,  le  réservoir 
principal  devant  se  trouver  à  une  hauteur  qui  domine  tous  les  orifices  à 
servir,  on  doit  considérer  copme  un  avantage  de  pouvoir  le  placer  à  l'ex- 
trémité de  la  conduite  qui,  partant  de  l'origine  de  la  distribution,  en  tra- 
verse le  périmètre,  et  tenir  compte  de  cette  circonstance  dans  la  compa- 
raison des  divers  systèmes  de  distribution  qu'il  serait  possible  d'adopter. 

Ouant  à  iâ  capacité  du  réservoir,  on  ne  peut  déterminer  par  le  calcul  que 
son  minimum;  car,  dans  Tinlérêt  de  la  distribution  d'eau,  elle  ne  saurait 
ôtre  trop  grande,  puisque  plus  elle  est  grande,  plus  elle  donne  de  tem^a 
pour  parer  à  une  interruption  de  service.  La  capacité  du  réservoir  di&pofid 
donc  des  facilités  qu'on  a  pour  l'établissement  de  cet  ouvrage  et  des  clui|ie0S 
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d^nterruplion  auiquelles  est  soumise  ralinientation.  Ce  que  nous  disons 
de  la  capacité  j  nous  pouvons  le  dire  de  la  hauteur  et  de  la  profondeur  : 
le  trop-plein  ne  saurait  être  trop  haut,  le  radier  trop  bas.  Pour  la  hauteur, 
il^y  a  une  limite  supérieure ,  qui  résulte  soit  du  niveau  des  sources,  soit 
de  la  puissance  des  machines;  quant  à  la  profondeur,  elle  est  donnée  par 
la  condition  que  l'alimentation  des  orifices  les  plus  hauts  soit  encore  con- 
venable, lorsque  Veau  est  descendue  près  du  fond  du  réservoir. 

Au  lieu  d'un  réservoir,  on  peut  en  avoir  plusieurs.  Ainsi,  on  pourrait 
en  placer  en  M,  en  N,  en  C...  ;  dans  ces  deux  dernières  positions,  ils  au- 
raient Tavaptage  d'augmenter  la  puissance  des  conduites  à  l'extrémité  (les- 
quelles ils  seraient  placés.  L'utilité  et  la  convenance  de  ces  ouvrages  ont 
été  discutées  dans  le  chapitre  YII,  nous  n'y  reviendrons  pas  ici.  On  fora 
toujours  bien,  dans  tous  les  cas,  de  se  réserver  la  faculté  d'ajouter  ulté- 
rieurement de  nouveaux  réservoirs  à  la  distribution,  quand  la  nécessité 
s'en  fora  sentie. 

Les  considérations  que  nous  venons  d'exposer  s'appliquent  parfeite- 
ment  au  cas  où  l'eau  serait  amenée  de  l'origine  0,  à  l'aide  d'une  conduite 
forcée  00F.  Mais  alors  on  peut  se  demander  si  cette  conduite  ne  doit  pas 
être  divisée  en  deux  tuyaux  égaux,  de  manière  qu'en  cas  de  répara- 
tion le  service  ne  soit  pas  interrompu.  Nous  avons  foit  voir  tout  à  l'heure 
(a''  129),  qu'une  des  conséquences  de  ce  système  est  une  augmentation 
de  42  pour  100  dans  les  dépenses  relatives  à  l'établissement  de  la  con- 
duite ascensionnelle  ;  reste  à  examiner  si  les  avantages  qu'il  procure  sont 
une  compensation  suffisante  de  cet  inconvénient. 

131  •  C'était  autrefois  un  usage,  dans  les  distributions  d'eau»  de  doubler 
tous  les  moyens  d'alimentation,  de  manière  à  rendre  nulles  pour  ainsi  dire 
\e^  chances  d'interruption.  Gela  tenait  à  ce  qu'on  s'exagérait  les  inconvér- 
nients  de  ces  interruptions,  et  les  probabilités  des  accidents  qui  peuvent 
\w  amener. 

Nous  l'avons  déjà  dit  plusieurs  fois,  l'eau  est  tellement  nécessaire,  qu'il 
n'y  a  nulle  part  d'agglomération  d'hommes  qui  en  soit  dépourvue.  Elle 
peut  èivB  en  petite  quantité  eu  de  mauvaise  qualité,  mais  elle  existe  tou<r 
jours  en  quantité  et  en  qualité  suffisantes  pour  l'existence  de  l'aggloméra- 
tion. La  difficulté  que  rencontre  toute  distribution  nouvelle  n'est  pas  dans 
les  interruptions  accidentelles  qui  peuvent  arriver  inopinément,  mais  dans 
les  anciennes  habitudes  qui  empêchent  d'apprécier  à  leur  valeur  les  amé- 


Digitized  by 


Google 


220  TRAITE  DE  LA  CONDUITE  ET  DE  LÀ  DISTRIBUTION  DES  EAUX. 

lioratioDs  qu'elle  apporte  dans  Tancien  état  des  choses.  Quand  les  frères 
Périer  établirent  les  machines  de  Ghaillot^  leur  entreprise  donna  lieu  à  des 
spéculations  effrénées,  qui  toutes  étaient  basées  sur  ce  raisonnement  :  il 
y  a  trente  mille  maisons  à  Paris,  lesquelles  donneront  lieu  à  un  abonne- 
ment moyen  de  100  fr.,  et  par  conséquent  à  un  revenu  brut  de  3  mil- 
lions; de  là  des  bénéfices  hypothétiques,  qui  firent  monter  les  actions 
des  eaux  à  des  prix  exorbitants.  Yoilà  plus  de  soixantenlix  ans  que  ces 
calculs  sont  faits,  et  la  ville  de  Paris  ne  compte  pas  encore  sept  mille 
abonnés.  Sans  doute ,  avec  le  temps  les  anciens  moyens  d'alimentation 
disparaissent ,  et  une  suspension  momentanée  du  service  pourrait  de- 
venir un  inconvénient  très-grand.  Mais  c'est  une  faute  économique  que  de 
vouloir  remédier  à  des  inconvénients  futurs  par  des  dépenses  immédiates. 
Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  les  distributions  d'eau  doivent  être 
faites  de  manière  à  recevoir  les  développements  succesiûfs  que  ne  manquent 
jamais  de  réclamer  de  nouveaux  besoins  à  satisfaire,  par  suite  de  l'augmen- 
tation de  la  population  et  de  l'aisance  générale.  On  est  alors  naturellement 
conduit  à  doubler  les  machines,  les  conduites,  les  réservoirs;  et  la  sûreté  du 
service  résulte  forcément  du  développement  qu'on  est  obligé  de  lui  don- 
ner, au  moment  où  elle  devient  réellement  utile.  Mais,  dans  l'origine  de  la 
distribution,  ce  système  conduit  à  des  dépenses  excessives,  et,  à  moins  de 
circonstances  particulières,  on  fera  bien  de  ne  pas  le  suivre.  À  Dieu  ne 
plaise  que  nous  voulions  interdh*e  par  là  toutes  précautions  ou  dispositions 
qui  auraient  pour  résultat  de  prévenir  les  interruptions  de  service;  nous 
disons  seulement  que  ces  dispositions  doivent  être  renfermées  dans  de  rai- 
sonnables limites.  Si,  par  exemple,  la  distribution  est  alimentée  par  une  ma- 
chine à  vapeur,  il  faut  qu'il  y  ait  au  moins  deux  chaudières,  si  le  service  se 
fait  avec  une,  ou  trois,  s'il  se  fait  avec  deux  ;  mais  on  n'aura  pas  deux  ma- 
chines, parce  que  le  réservoir  suffira  amplement  pour  les  réparations  cou- 
rantes, comme  nous  le  prouverons  tout  à  l'heure.  Si  la  distribution  est 
alimentée  par  une  roue  hydraulique  et  que  le  cours  d'eau,  soit  par  les 
crues,  soit  par  des  sécheresses,  donne  lieu  à  de  longs  et  fréquents  chô- 
mages, il  faudra  bien  avoir  une  machine  à  vapeur  pour  remplacer  le  mo- 
teur naturel,  etc. ,  etc.  Les  travaux  que  nous  proscrivons,  ou  plutôt  que 
nous  conseillons  d'ajourner,  sont  ceux  qui  n'ont  d'autre  but  que  de  parer 
à  des  accidents  imprévus  dont  on  s'exagérait  autrefois  l'importance  et 
les  conséquences.  Il  faut  qu'un  accident  sur  une  conduite  soit  bien  grave 
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pour  exiger  une  interruption  de  service  de  vingt-quatre  heures.  On  a^  en 
effet,  en  magasin  les  tuyaux  de  rechange,  les  manchons,  etc.,  dont  on  peut 
avoir  besoin  en  pareil  cas;  ce  n'est  donc  plus  qu'une  affaire  de  main- 
d'œuvi*e  sur  place,  qui  ne  demande  jamais  beaucoup  de  temps.  Nous  con- 
sidérons comme  une  faute  d'établir,  pour  le  même  service,  deux  conduites 
dans  la  même  voie;  mais  il  ne  faudrait  pas,  nous  le  répétons,  faire  de  ce  prin- 
cipe une  règle  trop  absolue  :  il  arrive  souvent,  dans  les  villes,  que  deux  voies 
parallèles  ou  sensiblement  parallèles  aient  besoin  d'eau  et  que,  par  consé- 
quent, rétablissement  d'une  double  conduite  soit  indispensable  ;  on  peut 
alors  déterminer  leur  diamètre  de  manière  qu'elles  puissent  se  suppléer. 

Supposons  que  la  conduite  FdK  (fig.  94)  soit  ce  que  nous  appelons  l'axe  de 
la  distribution,  dans  le  système  où  l'eau  est  amenée  par  la  conduite  OGF,  et 
que  le  branchement  FX  soit  d'ailleurs  indispensable,  il  est  évident  qu'on 
pourra  lui  donner  à  peu  de  frais  un  nouveau  degré  d'utilité  en  augmen- 
tant son  diamètre ,  de  manière  qu'une  réparation  entre  F  et  d  n'arrête 
pas  le  service.  Nous  reviendrons  plus  tard  sur  ce  sujet. 

L'art  de  faire  et  de  poser  les  conduites  a  subi  de  nombreux  perfection- 
nements, de  sorte  que  les  avaries  deviennent  de  plus  en  plus  rares;  des 
relevés  faits  dans  le  service  de  la  ville  de  Paris,  il  résulte  qu'on  fait  à 
peine,  sur  l'immense  réseau  de  conduites  qui  le  couvre,  une  réparation 
par  kilomètre  et  par  an.  La  plupart  de  ces  réparations  n'interrompent 
même  pas  le  service;  il  suffit  souvent  de  remater  le  plomb  des  joints  pour 
arrêter  les  fuites.  Or,  le  sol  de  Paris  est  dans  les  plus  mauvaises  condi- 
tions, les  conduites  y  reposent  presque  toujours  sur  des  remblais  de  dé- 
combres que  la  moindre  fuite  fait  tasser;  de  là  des  ruptures  qui  n'auraient 
jamais  lieu  dans  un  terrain  vierge.  On  trouve,  dans  les  relevés  que  nous 
venons  de  citer,  que  certaines  conduites  placées  dans  de  bonnes  condi- 
tions n'ont  donné  lieu  à  aucune  réparation  pendant  trois  ans.  Or,  non- 
seulement  le  sol  de  Paris  est  mauvais,  mais  il  est  encore  continuellement 
bouleversé  par  la  pose  des  nouveaux  branchements,  parla  construction  de 
nouveaux  égouts,  par  l'établissement  et  la  réparation  des  conduites  de  gaz, 
par  le  remaniement  des  pentes  des  rues;  enfin  il  est  ébranlé  par  le  pas«- 
sage  de  nombreuses  et  lourdes  voitures  sur  un  pavé  souvent  raboteux. 
Il  est  donc  permis  de  penser  que  le  nombre  des  réparations,  déjà  très- 
restreint  à  Paris,  le  serait  encore  bien  davantage  ailleurs. 

Quant  aux  machines,  nous  ne  croyons  pas  qu'on  doive  recourir  à  d'au- 
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très  précautions  que  celles  qui  sont  prises  dans  toutes  les  usines.  Partout 
le  chômage  des  ateliers,  par  suite  de  la  suspension  de  la  marche  d'une 
mslchine  à  vapeur,  est  un  inconvénient;  cependant  les  usines  n'ont  pas 
en  général  de  machines  de  rechange.  Nous  pouvons  citer  d'ailleurs  un 
exemple  qui  nous  paraît  concluant.  L'établissement  de  Chaillot  renfermait 
deux  machines  d'égale  puissance;  après  soixante-cinq  ans  de  marche  il 
a  fallu  les  remplacer,  elles  avaient  subi  de  si  grandes  et  de  si  nombreuses 
réparations,  qu'elles  étaient  complètement  disloquées.  De  nouvelles  ma- 
chines furent  construites,  et  naturellement  le  remplacement  se  fit  d'une 
manière  successive,  pour  que  le  service  ne  fût  pas  interrompu  pendant  le 
montage.  Une  des  vieilles  machines  fit  donc  seule  le  service  pendant  dix- 
huit  mois,  et  il  n'en  est  pas  résulté  le  moindre  inconvénient  pour  la  dis- 
tribution, quoiqu'on  &ït  obligé  de  marcher  souvent  jour  et  nuit.  Il  est 
vrai  de  dire  qu'on  disposait  de  réservoirs  qui  pouvaient  contenir  plus  de 
deux  fois  le  produit  journalier  des  machines,  ce  qui  permettait  d'assoz 
longs  chômages.  Lorsqu'on  a  des  réservoirs  de  cette  capacité,  le  double- 
inent  des  machines  est  donc  un  luxe  inutile.  Sans  doute,  quand  le  moteur 
peut  se  diviser  en  deux,  sans  qu'il  en  coûte  de  grands  frais  de  construc- 
tion ou  d'entretien,  on  peut  avoir  recoui*s  à  ce  système»  faire^par  exemple, 
deux  machines  de  cinquante  chevaux  au  lieu  d'une  de  cent;  mais,  ayant 
besoin  d'une  machine  de  cent  chevaux,  ce  serait  une  faute  d'en  faire  une 
de  rechange  immédiatement.  Dans  dix  ans,  quinze  ans...,  cette  seconde 
machine  deviendra  nécessaire,  on  la  fera  alors  suivant  les  besoins  de  la 
distribution ,  et  en  proOtant  de  tous  les  progrès  qui  se  seront  réalisés 
depuis  la  construction  de  la  première. 

132.  Une  des  questions  préliminaires  à  résoudre  pour  beaucoup  dp 
distributions  d'eau  est  de  savoir  si  l'on  doit  les  diviser  en  plusieurs 
étages.  Le  sol  compris  dans  le  périmètre  à  desservir  présente  quelquefois 
des  difiPérences  de  niveau  bien  sensibles  :  il  y  a  des  quartiers  élevés  et 
des  quartiers  bas,  et  l'on  se  demande  s'il  est  bien  nécessaire  d'élever  à  la 
plus  grande  hauteur  toute  l'eau  de  la  distribution.  Projetons  sur  un  plan 
vertical  tous  les  orifices  à  desservir  (ftg.  93) ,  ils  se  trouveront  compris 
entre  deux  horizontales ,  dont  la  distance  pourra  être  considérable.  On 
pourra  donc  diviser  cette  hauteur  en  deux,  trois  ou  un  plus  grand  nombre 
de  parties ,  et  considérer  chacune  d'elles  comme  une  distribution  dis- 
tincte. Soit,  par  exemple ,  une  ville  dont  l'orifice  le  plus  bu  est  situé  à 
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iQT  au-dessus  du  cours  d*eau  dans  lequel  l'eau  est  puisée  par  des  machines, 
et  l'orifice  le  plus  haut  à  50"";  il  est  clair  qu'en  partageant  le  service  en 
deux  parties  égales,  on  sera  obligé  de  faire  un  travail  mécanique  moins 
considérable.  Ainsi,  supposons  qu'on  s'impose  pour  condition  d'avoir  ton* 
jours  2"  de  charge  sur  l'orifice  le  plus  élevé,  et  que  la  perle  de  charge  qui 
aura  lieu  dans  le  passage  des  tuyaux  doive  être  de  S""  environ.  En  ne  fai- 
sant qu'un  service,  toute  l'eau  devra  être  élevée  à  60™  dans  le  château 
d'eau  (ou,  ce  qui  revient  au  même,  la  pression  sera  de  60""  sous  le  piston), 
tandis  qu'avec  deux  services,  une  partie  seulement  sera  élevée  à  cette 
hauteur,  et  le  reste  à  une  hauteur  moindre,  à  40°"  par  exemple,  si  la  ligne 
de  séparation  des  services  est  au  milieu.  Supposons  qu'il  y  ait  autant  de 
dépense  d'eau  dans  les  deux  services,  le  travail  à  faire  sera  réduit  dans  le 

rapport  de -—  =-.  Au  lieu  de  brûler  pour  6,000  fr.  de  charbon,  on 

^60+^40       »  ^ 

n'en  brûlerait  que  pour  5,000,  au  lieu  de  60,000  que  pour  50,000.  Maïs 
ce  serait  une  grande  erreur  que  de  croire  que  l'économie  générale  obtenue 
dans  la  dépense  de  la  distribution  fût  dans  le  même  rapport. 

Remarquons  que  si  la  machine  élévaloire  est  située  hors  du  périmètre, 
il  faudra  presque  toujours  deux  tuyaux  au  lieu  d'un  pour  l'y  conduire,  pre- 
mier surcroît  de  dépense;  il  faudra  un  plus  grand  nombre  de  réservoirs;  ils 
ppurront,  il  est  vrai,  être  d'une  capacité  moitié  moindre;  mais  la  dépense, 
de  construction,  d'entretien,  de  garde,  sera  toujours  plus  élevée;  les 
diamètres  des  tuyaux  de  la  distribution  basse,  ayant  moins  de  charge,  de- 
vront être  plus  grands,  sans  compter  que  leur  développement  sera  néces- 
sairement plus  considérable;  que,  par  exemple,  un  orifice  de  la  distribution 
haute  se  trouve  très-voisin  d'une  conduite  de  la  distribution  basse,  on  ne 
pourra  pas  profiter  de  cette  circonstance ,  et  l'on  sera  obligé  de  faire  un 
long  branchement  pour  le  rattacher  à  la  distribution  haute.  La  division  du 
service  entraîne  ordinairement  la  division  des  machines  élévatoires;  car 
tous  les  systèmes  de  machines  ne  se  prêtent  pas  à  une  grande  variation 
de  puissance,  et  ceux  qui  s'y  prêtent  ne  le  font  qu'en  perdant  une  partie 
de  leurs  avantages  économiques.  Or,  plus  les  machines  sont  petites,  moins 
11  y  a  d'effet  utile  et  plus  il  y  a  de  dépense  de  construction.  Ainsi,  par 
exemple,  en  supposant  que,  dans  le  système  de  distribution  unique,  il  fallût 
une  machine  de  soixante  chevaux  pour  la  hauteur  de  60°",  et  deux  ma- 
dunes,  une  de  trente  et  une  de  vingt,  dans  le  système  divisé,  on  ne  réali- 
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serait  certainement,  ni  dans  le  prix  d'achat,  ni  dans  la  consommation  du 
charbon,  une  différence  proportionnelle  au  nombre  de  chevaux,  parce  que 
les  machines  coûtent  d'autant  plus  cher  et  consomment  d'autant  plus  de 
charbon  par  cheval  qu'elles  sont  plus  petites. 

Le  service  de  distribution  est  aussi  plus  compliqué  et  soumis  à  plufs  de 
chances  d'accident.  Qu'une  grande  dépense  d'eau,  par  suite  d'incendie  ou 
de  toute  autre  cause,  se  fasse  dans  le  quartier  haut,  il  pourra  manquer  d'eau, 
tandis  qu'il  n'en  manquerait  pas  s'il  n'y  avait  qu'un  service.  L'excès]  de 
pression  qui  résulte  du  service  unique  dans  les  conduites  du  quartier  bas  est 
un  avantage  qui  a  une  certaine  valeur.  En  cas  d'incendie,  on  peut  faire  jaillir 
l'eau  directement  sur  les  toits;  on  peut  s'en  servir  pour  fontaines  monu- 
mentales, jets  d'eau,  etc.  Enfin,  nous  ne  saurions  trop  insister  sur  le  plus 
grand  développement  de  conduite  qu'exige  toujours  la  division  des  services, 
développement  qui  dépend  de  la  position  en  plan  des  divers  étages;  si 
l'un  d'eux  se  compose  de  parties  détachées,  éloignées  les  unes  des  autres,  il 
est  évident  que  les  conduites  qui  les  desserviront  seront  obligées  de  par- 
courir inutilement,  et  sur  de  grandes  longueurs,  les  terrains  de  l'autre 
service,  et  qu'il  en  pourra  résulter  de  grandes  dépenses  dans  l'établisse- 
ment du  réseau  des  conduites. 

Nous  ne  voulons  pas,  par  ces  considérations,  exclure  la  division  des  ser^ 
vices;  il  est  des  cas,  par  exemple,  où  elle  est  très-économique  et  parfai- 
tement molivée,  c'est  quand  il  existe  un  grand  nombre  d'orifices  bas  et 
un  très-petit  d'orifices  très-hauts  par  rapport  aux  premiei*$.  Si  l'on  avait, 
par  exemple,  1000*  à  élever  à  30"  et  100«  à  80",  il  est  évident  qu'à 
moins  de  circonstances  exceptionnelles,  il  ne  faudrait  pas  élever  les  1100"* 
à  80"^  n  arrive  quelquefois  qu'on  peut  se  procurer  de  l'eau  facilement, 
par  la  simple  dérivation  de  certaines  sources,  mais  qu'elles  ne  peuvent 
alimenter  que  le  tiers  ou  la  moitié  de  la  ville,  il  est  clair  alors  qu'il  y  aura 
naturellement  deux  étages  de  distribution.  En  un  mot,  nous  ne  voulons 
qu'appeler  l'attention  des  ingénieurs  sur  le  système  de  la  division  des  ser- 
vices, parce  que  ses  avantages  sautent  aux  yeux,  et  que  ses  inconvénients 
ne  se  révèlent  que  par  une  étude  approfondie  ;  de  sorte  que,  faute  d'examen 
préalable  et  comparatif,  on  peut  se  jeter  dans  de  très-mauvaises  combinai- 
sons. Du  reste,  il  n'y  a  rien  de  particulier  à  dire  sur  ce  système,  qu'on  peut 
considérer  comme  une  réunion  de  plusieurs  distributions  simples.  Ce  que 
nous  avons  dit  et  ce  que  nous  dirons  de  ce  dernier  mode  s'applique  donc 
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à  la  distribution  multiple.  Nous  ajouterons  seulement  un  mot  au  sujet  de 
ce  qu'on  pourrait  appeler  la  distribution  en  cascade.  Lorsqu'il  y  a  de  très- 
grandes  diflPérences  de  niveau  entre  les  orifices,  les  eaux  qui  ont  servi  une 
première  fois  à  la  décoration  de  l'étage  supérieur  peuvent  servir  une 
seconde  fois  à  l'usage  ou  à  la  décoration  de  l'étage  inférieur.  Dans  ce  cas, 
toutes  les  eaux  sont  élevées  à  la  hauteur  maximum,  la  distribution  seule 
est  divisée.  Les  trop  pleins  des  fontaines  monumentales,  qui  se  trouvent  à 
l'étage  supérieur,  doivent  être  sensiblement  au  niveau  du  réservoir  de  l'é- 
tage inférieur^  c'est-à-dire  que  les  bassins  de  ces  fontaines  font,  pour  ainsi 
dire,  partie  de  ce  réservoir,  et  pourraient  le  remplacer  s'ils  étaient  d'une 
capacité  suffisante.  Ce  mode  de  distribution,  en  permettant^  comme  le 
précédent,  de  placer  une  partie  du  réservoir  général  en  déblais,  ce  qui 
est  toujours  très-économique,  ainsi  qu'on  le  verra  dans  le  chapitre  suivant, 
peut  convenir  à  certaines  circonstances  locales;  celles,  par  exemple,  ou 
la  construction  d  un  réservoir  supérieur  d'une  capacité  suffisante  présen- 
terait de  grandes  difficultés.  On  peut  alors  avoir  dans  l'étage  supérieur, 
sans  autre  dépense  que  celle  de  leur  construction,  des  fontaines  monu« 
mentales  d'un  fort  bel  effet,  car  on  peut  leur  faire  débiter  pendant  quel- 
ques heures  toute  la  consommation  de  l'étage  inférieur. 

135.  Dès  qu'on  a  pris  un  parti  sur  le  système  de  distribution  qui  convient 
aux  circonstances  localeS;  on  doit  tracer  les  lignes  principales  du  réseau 
des  conduites.  Suivant  nous,  la  manière  la  plus  économique  de  le  faire  est 
de  se  conformer  aux  principes  que  nous  avons  exposés  au  commencement 
de  ce  chapitre,  et  qu'on  peut  résumer  ainsi  :  Pour  le  cas  où  la  distribution 
doit  être  uniforme  sur  la  surface  à  alimenter,  on  doit  la  diviser  en  deux 
par  une  conduite  principale,  puis  en  quatre  par  une  conduite  secondaire 
perpendiculaire  h  celle-ci;  puis  en  huit  par  des  conduites  perpendiculaires 
aux  quatre  premières,  en  ayant  soin  de  limiter  les  bassins  d'alimentation 
aux  bissectrices  des  angles  des  conduites  principales,  etc.,  etc.  Dans  la 
pratique,  le  terrain  à  desservir  ne  présentant  jamais  cette  uniformité  de 
distribution  que  suppose  le  tracé  précédent,  les  conduites  devront  se  rap- 
procher des  centres  de  consommation;  on  aura  d'ailleurs  égard  à  la 
largeur,  à  la  direction  plus  ou  moins  contournée  et  au  nivellement  des 
voies  publiques  sous  le  sol  desquelles  les  conduites  devront  être  placées. 
Ces  circonstances  locales  restreignant  les  solutions  possibles  à  un  très- 
petit  nombre,  on  pourra  presque  toujours  déterminer  la  meilleure  sans 
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aucBïl  palcul;  qij6  sj  qx\  b^sîtaît  eqjrs  plusieurs,  p'etjî  qqp  Iw  paptifs  ^^ 
prf^férenca  n'aHf*aipp{;  pa$  upe  grande  valeur  :  il  serait  (l'ailjeur^  fj^cilç  d^ 
l'QPprécier  en  ^p  rendant  compte  de  I^  dépense  quQ  dqi|;  qccf)i^ippHpir  ]% 
réspau  d&S  conduites;  dépense  qui  repose  sur  le  palcul  de»  dj^fnètrpy  qqg 
nous  allons  exposer  au  point  de  vue  pratique,  parce  que,  ^n  con$i|JéRf?(  l9 
question  à  ce  point  de  vue,  on  arrivp  à  simplitier  rpsqge  de»  fqripule^ 
th^orique^  que  nous  avons  présentéps  d9RS  Ips  chapitres  préc^fleqt^, 
*  434.  Si  le  tracé  dp  réseau  de  la  distribution  se  trouve  ef)  gr^nf}e  BgFtifl 
déteripiné  p^r  la  direction  des  yoies  da  coipmunicatipqt  Ip  di^n^^^ri^  dp»  CQpn 
duites  Test  aussi  jusqu'à  un  certain  ppint  par  )9  condition  de  n*Ad|[np|.frP  ^f^9 
la  di$tri])ution  qu'une  série  lioiitée  dp  dia^nètres.  C'est  1^  Hpp  ol)serygfioq 
in^portante  k  faire  et  qui  peut  înQupr  sur  lé  tracé  n^ème  Ap^  conduitp^; 
Mptivons  d'abord  )a  liuiitatiop  de  la  çérie  des  di^ipètres* 

Pour  l'entretien  d'une  distnbutipn  d'ej^u,  il  e$t  ppcpsi^^ipe  d'gypir  pf) 
magasin  m  certain  nombre  de  pièpes  dp  rechange,  et  qu|  pppr  pfcaqup 
diamètre  sont  ^^se^  nombreuses.  Ainsi  d^ns  h  coqduite  rpèfnp  if  y  a  toi|? 
JQUr$  quatre  psppcps  de  tuyaux  :  iMe  tuyau  prdinaire  p  cordpn  et  em^o)- 
tpmPPt  ;  ^'^  le  tuyau  à  bridp  et  cordop;  3""  le  tpyap  k  bride  et  pmboUpmPnf  ; 
¥  le  tuyau  à  double  bn^P*  A  ces  tpy^p:^  »'^):]apteqt  des  fobipptç  4'9rrA( 
(l'upe  ouverture  pqrrpspopdante  ;  popr  le^  rpp£frer,  il  fi^pt  <)es  maqphpns 
qpi  epibrassent  }e  ijiamètre  pxtérieur  ;  il  y  a  ai?$si,  correi^ppndant  à  chaque 
diamètre,  les  tuyaqx  courbes,  les  tqyau^  à  tubulure^,  }es  collier»  en  fpr 
popr  prise  d'eau.  L'entretiefi  d'une  liisfributiop  {j'eaii  ps|;  dope  4*p>l^^n( 
plu^  facile  qu'elle  coipprend  un  nombre  de  diam^t^ps  plus  restreipt.  Ajpp- 
ton»qpe  les  fondeurs  ch^rg^^  de  la  fourniture  des  tpyapx ,  so}^  pour  l'e^^écp? 
tiop,  »pit  pour  l'eptretien ,  n'étant  pas  obligés  d'avofr  un  gran4  pomj^rp 
dp  p[)o#les,  fqpt  p^yer  la  fonte  sensiblement  moins  cl^er  que  si  l'on  adr 
mettait  des  diamètre»  de  toute  dip^pu»jpn.  C'est  par  ce  ipotif  qpe  les  dia- 
mètres de  la  distribution  de  Pari»,  4'f^))prd  éc^elppnés  4p  poupe  pp  pppçi;« 
le  sppf  ppcore  aujourd'hui  ;  en  faisapt  Ip^  ppuve^u^  t^y^u^  d'après  de^  di- 
y|»ipp»  dépip()ales,  on  aurait  été  obljgé  ^e  doub{^r  les  apprpvj$iopnefpef)f» 
jopr  l'pptretien.  If  ai»  )e»  mêmes  mofif»  p'eîL|»tap)t  pjj»  pppr  upp^diçtrlby- 
tjpn  nouyelle,pp  fer^  biep  de  suivre,  pour  l'écbiçDe  de»  cli^ïflèjre»,  le^  sp]^- 
4!yÎ9Î8Ps  dp  sy»tpme  métriqpe,  cqpïrae  l'a  fai{,  à  fpulojjjg,  5f.  ^'^BÎJPiSSfl»? 
ffl^js  pp  4eyï^,  »elon  pppi?;  daps  \e  pl)pi^  de»  4®iré?  ^®  Ti^PI^PIIp?  VJ^^^pV 
bÎ»?  kP«PWP»tfl"e  m  h  fîiif  c^t  iflgénieHr,  gpi  ^'g^fprlpe  ^înei  ^  ppt  ég?r4  : 
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6  l^ttâfaiëltdii  siàri^  fl^ëtibh  le  fibmbhe  de  centimètres  qui  était  âU-dë^sus 
à  Hii  ëhififVè  donné  \}i^  le  fcàletll  :  t}bélquefbià  niéme  je  pà^saiâ  au  tiorilBrë 
«  de  cèntittièti^ss  ëtibbre  supériëiit*  d'une  unité,  afih  de  rie  [ias  trop  faiul- 
«  tl^liër  le  nUtfabi*iB  dé  tu^aùi  &  fondre;  enfin  je  ne  âUis  pas  descendu  âli- 
«  dessous  de  O9 05,  quelque  petite  que  fût  la  qiisintité  d'eatl  à  coîlduit^ë.  t» 

Dé  be  ^^èitië,  il  est  i'ésulté  pbdi-  la  diitHbution  dé  Tôillouse  : 

n  m 

En  0,27  de  diamètre 1210  de  longueur. 

0,19  —          834 

0,16  —          574 

0.12  —          1313 

0,10  —          ;   .   .       381 

0,09  —  ........       271 

0,08  —          1794 

0,07  —           1247 

0,b5  —          8336 

Total 15960- 

A  rinspectioD  de  ce  tableau,  on  reconnaît  d'abord  qu'il  eût  été  très- 
facile  et  très-peu  dispendieux  de  faire  disparaître  de  la  distribution  les 
diamètres  O'^^OO,  O""»  10  et  0"")  16,  ce  qui  eût  diniinué  d'un  tiers  le  nombre 
des  modèles  à  exécuter;  ensuite  lorsqu'on  fait  une  distribution,  il  nefautpas 
s'occuper  seulement  des  besoins  du  présent,  mais  encore  de  ceux  de  l'avenir. 
Eu  prenant  des  diamètres  échelonnés  au  hasard,  tels  que  les  donne  le  cal- 
cul, on  pourrait  plus  tard  être  gêné  par  la  nécessité  de  placer  les  nouveaux 
diamètres  dans  une  série  dont  les  intervalles  seraient  irréguliers,  ce  qui 
pourrait  trop  les  multiplier.  Ainsi,  nous  croyons  qu'on  pourrait  adopter  la 
série  suivante  : 

Diamètres.  Puissance  du  débit. 

o'Toe  88 

0,08  187 

0,10  316 

0,12  499 

0,16     .  1024 

0,20  1789 

0,25  3120 

0,30  4950 

b,38  6750 

0,40  10100 
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Nous  écrivons  en  regard  de  chaque  diamètre  la  puissance  de  son  débit 
exprimée  par  des  nombres  proportionnels  à  i^D',  qui  mettent  de  nouveau 
en  évidence  la  rapidité  de  son  accroissement,  et  l'avantage  énorme  que 
procure  une  légère  augmentation  du  diamètre  ;  ainsi  avec  un  tiers  en  sus 
on  transporte  plus  du  double. 

On  ne  fait  guère  en  fonte  de  tuyaux  plus  petits  que  O'^yOi ,  ils  seraient  trop 
sujets  à  s'obstruer  par  l'oxydation  de  la  paroi,  par  les  concrétions,  etc.  Les 
tuyaux  de  petit  diamètre  sont  plus  fragiles  que  les  autres,  ils  coûtent  rela- 
tivement plus  cher.  Par  tous  ces  motifs,  on  ne  place  plus  dans  le  service 
de  Paris  des  tuyaux  au-dessous  de  0",081 .  Nous  ne  croyons  pas  que,  pour 
une  distribution  ordinaire,  il  y  ait  avantage  à  descendre  au-dessous  de 
0"',06.  Les  divers  diamètres  étant  ainsi  échelonnés,  quelles  que  soient  les 
additions  ultérieures,  et  il  y  en  a  toujours,  on  ne  sera  jamais  obligé  de  sortir 
de  la  série  primitive.  Du  reste,  rien  n'empêchera,  au  début  de  la  distribu- 
tion, de  faire  monter  d'un  degré  les  diamètres  qui  né  devraient  être  em- 
ployés que  sur  de  très-faibles  longueurs,  et  d'attendre,  pour  les  y  intro- 
duire, qu'on  en  ait  l'emploi  sur  des  étendues  considérables. 

Il  en  est  de  ces  derniers  principes  comm£  de  tous  ceux  dont  nous  parlons 
dans  ce  chapitre  ;  les  circonstances  peuvent  parfaitement  autoriser  à  y  dé- 
roger. Ainsi,  si  le  calcul  indiquait  que,  pour  amener  l'eau  dans  une  ville, 
il  faut  une  conduite  de  0",295,  et  qu'on  craignît  que  la  conduite  de  0",30 
fût  insuffisante,  on  pourrait  évidemment,  sans  recourir  à  la  conduite  de 
0",35,  qui  serait  trop  dispendieuse,  en  poser  une  de  0"',32  ou  0",33. 

138.  Pour  déterminer  maintenant  le  diamètre  de  chaque  conduite,  il 
suffit  d'appliquer  les  formules  que  nous  avons  exposées  dans  les  chapitres 
précédents.  Nous  donnons,  dans  le  dernier  chapitre  de  cet  ouvrage,  de 
nombreux  exemples  de  tous  les  calculs  qu  on  peut  avoir  à  faire  à  ce  sujet, 
calculs  tellement  simples^  que  la  distribution  la  plus  compliquée  n'exigera 
jamais  que  quelques  heures  de  ce  fastidieux  travail.  Ces  formules  sup- 
posent qu'on  connaît  la  longueur,  la  charge  et  le  débit  maximum  des  con- 
duites; la  longueur  est  donnée  par  le  tracé  dont  nous  venons  d'exposer 
les  règles,  la  charge  par  un  nivellement  qui  fera  connaître  la  hauteur  des 
orifices  les  plus  élevés  à  desservir;  enfin  le  débit  maximum  résulte  de  la 
consommation  qui  doit  avoir  lieu  sur  chaque  conduite.  Cette  évaluation 
ne  peut  être  faite  qu' approximativement.  Voici  quelques  considérations 
qui  peuvent  servir  de  base  à  ces  calculs. 
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Faisons  observer  d'abord  que  les  tuyaux  publics  n'aboutissent  pas  di- 
rectement aux  orifices  à  servir.  Chacun  d'eux  se  trouve  ordinairement  à 
Fextrémité  d'un  branchement  que  les  nécessités  de  la  pose  obligent  de 
faire  d'un  plus  petit  diamètre.  Pour  les  concessions  particulières,  ces  bran- 
chements sont  à  Paris  de  0°',027;  or,  pour  qu'un  robinet  fasse  un  service 
commode,  il  faut  qu'il  débite  1  litre  (0''%001  )  par  seconde.  Il  résulte  de  là  dans 
le  branchement  particulier  une  assez  forte  perte  de  charge.  On  a  en  effet, 

l=&)\^)  =  0,000  000  0025  X  70  400 000  =  0,176 ; 

ces  branchements  ayant  toujours  au  moins  lO*"  de  longueur,  on  voit  que 
le  niveau  de  ces  orifices  peut  être  considéré  comme  relevé  de  2".  Dans 
l'équation  qui  sert  à  déterminer  les  diamètres,  on  fera  donc  bien  de 
prendre  pour  H  la  quantité  réelle  diminuée  de  2".  Cette  observation  n'a 
d'importance  que  dans  le  cas  où  Ton  manquerait  de  charge;  car,  dans  les 
équations  qui  déterminent  le  diamètre  : 

pour  le  débit  à  l'extrémité ,   .  D*  =  |g)\ 

pour  le  débit  en  route,  D»=l  |/|)  % 

une  diminution  de  2""  sur  la  valeur  de  H  n*influe  sur  celle  de  D  qu'autant 
que  H  est  petit. 

L'élément  le  plus  difficile  à  évaluer  pour  la  détermination  du  diamètre 
d'une  conduite  qui  alimente  des  concessions  particulières,  c'est  son  débit. 
I^es  services  publics  sont  en  général  réguliers,  ou  du  moins  bien  définis; 
cependant  les  fontaines  à  boutons,  qui  ne  coulent  pas  d'une  manière  con- 
tinue, rentrent  tout  à  fait  dans  la  classe  des  orifices  particuliers,  quant  à 
l'évaluation  de  leur  débit. 

Le  débit  d'un  orifice  public,  muni  d'une  bouche  d'incendie,  doit  pouvoir 
s'élever  à  2  lit.  par  seconde.  Nous  avons  déjà  fait  connaître  qu'à  Paris  le 
débit  normal  des  bornes-fontaines  pour  lavage  de  rues  est  de  l'-,78  (8*^), 
et  presque  toutes  sont  modérées  par  un  régulateur.  Or,  un  débit  de  2  lit. 
par  seconde  produirait  une  perte  de  charge  de  0°',70  par  mètre  dans  un 
branchement  qui  n'aurait  que  0",027  de  diamètre.  On  devra  donc,  sur  les 
points  les  plus  élevés  de  la  distribution,  c'est-à-dire  sur  ceux  où  la  charge 
pourrait  être  insuffisante,  prendre  pour  ces  orifices  des  branchements 
d'un  plus  fort  diamètre. 

Nous  l'avons  déjà  dit  dans  les  chapitres  précédents,  le  diamètre  des 
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conduiieij  de  se  détermine  pas  ^ar  le  Qëbit  nioyen,  mais  par  le  débit 
ihaiitiiliHi.  Or,  pour  lés  Orifices  qui  ne  s'buvrerit  qu'accidentellement, 
cbmhie  leé  fontaines  à  boutons  ou  leS  robinets  particuliers^  le  débit  maxi- 
mimi  diffère  d'autant  plus  du  débit  moyen  qu'ils  sont  moins  nombreux. 
Supposons,  par  exemple ,  qu'une  conduite  doive  alimeritei»  vingt  Robinets 
devant  débiter  bhacun  l"*^-,00  par  jour,  ou  pltitôt  en  douze  hfeUres,  ce 
serait  se  tromper  beaucoup  que  de  calculer  le  débit  Q  comme  étant  égal  à 

——  =  0"'®-, 00047,  car  ce  débit  hé  représente  qu'un  demi-litre  par  se- 
conde; volume  insuffisant,  même  pour  un  seul  robinet;  et  si  l'on  en  ouvrait 
trois  ou  quatre  à  la  fois,  les  derniers  pourraient  bien  n'être  pas  servis.  Or,  si 
l'on  réfléchit  aux  usages  de  l'eau  j  oh  reconnaîtra  qu'à  cause  de  l'uniformité 
de  certaines  habitudes  dé  la  vie  domestique,  la  simultanéité  de  l'ouverture 
d'un  certain  ubmbre  de  robinets  est  un  fait  très-probable.  De  là  nous  tirons 
plusieurs  conséquences  relativement  à  l'évaluation  du  débit  des  coodiûtes  : 

l""  Le  débit  ne  doit  jamais  être  supposé  au-dessous  de  1  litre  par  se- 
conde pour  une  conduite  quelconque,  puisqu'elle  ne  peut  alimenter  moins 
d'un  robinet; 

S""  Que,  quand  une  conduite  doit  desservir  plusieurs  robinets ,  il  faut  sup- 
poser qu'il  y  en  aui:a  d'ouverts  simultanément  une  fraction  de  ce  nombre 
d'autant  plus  grande  qu'il  sera  plus  petit.  Ainsi ,  il  est  évident  que,  pour 
une  conduite  qui  alimente  dix  robinets,  la  chance  d'en  avoir  trois  d'ouverts 
simultanément  est  beaucoup  plus  probable  que  celle  d'en  avoir  six^  pour 
une  de  vingt  robinets.  En  un  mot,  le  rapport  du  débit  moyen  au  débit  maxi- 
mum est  d'autant  plus  petit  que  le  débit  moyen  est  lui-même  plus  petit. 

Cette  nouvelle  considération  exclut  des  distributions  d'eau  les  conduites 
d'un  trop  petit  diamètre  et  dispense,  par  conséquent ^  de  toute  espèce  de 
calcul  pour  les  petits  branchements  qui,  immédiatement  et  à  première  vue, 
d'après  la  connaissance  des  localités,  peuvent  être  ramenés  au  diamètre 
minimum.  Quand,  dans  une  distribution  d'eau,  on  a  pris  le  parti  de  ne 
placer  pour  diamètre  minimum  que  0°',06,  par  exemple,  il  est  évidemment 
inutile  de  chercher  si  ce  diamètre  ne  pourrait  avoir  que  CyOi  ou  0"',03. 

Pour  les  conduites  d'un  diamètre  supérieur,  cette  dimension  devra  être 
calculée  sur  le  débit  maximum  augmenté  dans  une  certaine  proportion 
qu'on  ne  saurait  évidemment  préciser  autrement  que  nous  venons  de  Ib 
faire.  Cependant  les  diamètres  de  quelques-unes  de  ces  conduites  pourrbnt 
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encore  âtra  (Jétero^inés  saqç  calcul  par  d'aqtres  considération^,  Aî^SJ?  tpU^ 
cqi)4i|jte  dont  le  servipe  ef)  roifte  ^s|;  ppu  iiDpovtant  pourrait  n'a^pir  qu'un 
diamètre  de  O"',!^  ;  ipaisf  jl  peut  se  faire  que,  par  sa  position  dans  la  dislri- 
butiqi),  elle  puisse  être  fippelée  à  re]iip]ac(sr  pu  à  prolonger  une  conduite  f}e 
0"',20  qui  doit  alinienter  un  péservoir,  et  qu'or}  lui  donne  de  suite  pe  dia- 
mètre ;  ce  qui  dispensera  d^  calculer  celpj  qui  seraij;  {>ufiisap(  pour  99^  débit 
ordinaire,  parce  qu'on  saura,  àpriori,  que  je  dian^ètre  acjppté  rempli^  éyi- 
demfpent  cette  condition.  Il  en  est  de  même  de  certajuçs  conduites  de  jopc- 
tion,  destinées  ^  jétablir  la  solidarité  soit  entre  (|es  résefyoirs^  ^oit  pntre  i^^ 
conduites  principales. 

En  effet,  si,  pour  la  commodité  du  calcul,  on  peut  supposer  que  cbaque 
conduite  f^it  un  servjce  isolé  dans  un  sens  déterminé  ^  il  faut  se  garder  en 
application  de  suivre  ce  système.  L'ensemble  des  conduites  ^q\\  fprfi^pf* 
ui)  réseap  général  qui  permette  h  l'eau  de  circuler  dans  tous  les  ^eps. 
De  la  Ijaison  de  toutes  les  parties  de  ce  réseau  résulte  une  puis^^nce  d'a- 
limentation beaucoup  plus  considérabip  ;  les  conduites  forment  alors 
corpme  une  pappe  souterraine,  d'où  Teau  peut  jaillir  ei}  chaque  point  à 
la  plus  grande  hauteur  possible,  parce  qu'elle  y  arrive  par  plusieurs 
difeptions  k  h  fois  et  dans  la  proportion  qui  donne  }e  moip^  de  perte  dp 
charge.  Enfin,  en  cas  de  réparation,  la  suspension  de  service  a  toujoifrs 
peu  de  durée.  }1  va  sans  dire  qpe  pe  principe,  comme  tous  le§  autres, 
est  souudis  aux  restrictions  qu'impose  le  surcroît  de  dépense. 

136.  Qu'on  nous  permette  de  dire  un  piot  d'un  procédé  graphique  qi^i 
nous  parait  faciliter  considérablement  le  travail  de  y^  déterminafio]:)  4^9 
diamètres  et  en  représenter  assez  fidèlement  le  résq}t^f.  Il  consiste  a 
donner  aux  conduites ,  sur  le  plan  de  la  distribution  ^  (|es  largeurs  pror 
pprlionnelles  à  leur  puissance  de  débit  I^D*.  Cetje  p[)|éfl)pde  a  l'ayant^gp 
de  parler  parfaitement  aux  yeux,  de  faire  reconnaître  iipniédiatepe|[|t  Ips 
lacunes,  les  erreurs  que  l'on  aurait  pu  commettre,  pt  surtout  de  mettre 
en  évidence  le  rôle  des  conduites  ;  car,  à  moins  de  prendre  pour  les  cour 
duites  maîtresses  d'énormes  dimensions,  celles  des  branchements  secon- 
daires  se  réduiront  à  des  filets,  pour  lesquels  même  on  ^era  obligé  de  r|^- 
noncer  à  ce  procédé.  On  voit  alors  immédiatement  les  résultats  d'pqp 
interruption  de  service  dans  certaines  parties,  pt  jusqu'à  quel  point  je  v^p 
deis  conduites  pourra  y  suppléer. 

Il  est  bon  aussi  d'avoir  le  nivellement  des  conduites  principales,  sur  Ipr 
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quel  on  pourra  indiquer,  d'une  manière  exacte,  le  niveau  de  la  conduite 
par  rapport  au  sol,  et  approximativement  la  ligne  de  charge  dans  les  cir^» 
constances  particulières  du  débit.  Ces  indications  feront  reconnaître  si  la 
conduite  est  dans  de  bonnes  conditions  pour  la  distribution  ;  si  des  pentes 
et  contre-pentes  inutiles  peuvent  être  facilement  supprimées  par  des  ap- 
profondissements de  tranchée;  si  la  ligne  de  charge  ne  descend  nulle  part 
au-dessous  du  sol,  ce  qui  empêcherait  de  reconnaître  les  fuites.  Il  y  a  des 
positions  de  conduite  et  des  nivellements  de  terrain  tels  qu'on  voit  à  priori 
qu'il  en  est  ainsi,  et  où,  par  conséquent,  on  peut  se  dispenser  de  ce  tra- 
vail; mais  dans  d'autres  circonstances,  il  est  presque  indispensable,  si  on 
ne  veut  pas  s'exposer  à  de  graves  mécomptes. 

On  remarquera  que  lorsqu'un  terrain  est  couvert  du  réseau  de  con- 
duites qui  doit  distribuer  l'eau  dans  toutes  ses  parties,  on  peut  facilement 
changer  l'origine  de  la  distribution,  c'est-à-dire  recourir  à  un  autre  sys- 
tème d'alimentation ,  sans  qu'il  y  ait  beaucoup  de  dépenses  à  faire.  En 
effet,  cette  dépense  ne  saurait  être  plus  grande  que  celle  de  la  conduite 
nécessaire  pour  mener  l'eau  de  la  seconde  origine  à  la  première,  et  même 
presque  toujours  le  tuyau  destiné  à  ce  service  n'aurait  pas  besoin  d'avoir 
un  diamètre  bien  considérable,  attendu  qu'un  ou  plusieurs  tuyaux  de  l'an- 
cienne distribution  pourraient  servir  à  cette  destination.  Ainsi,  la  ca- 
nalisation ne  dépend  que  fort  peu  du  système  et  de  l'origine  de  l'alimen- 
tation. Nous  croyons  cette  observation  d'autant  plus  utile,  qu'il  y  a  des 
villes  qui  ajournent  leurs  travaux  de  distribution  jusqu'à  ce  qu'elles  aient  les 
ressources  nécessaires  pour  se  procurer  les  meilleurs  moyens  d'alimen- 
tation ,  parce  qu'elles  craignent  que  toutes  les  dépenses  faites  antérieu- 
rement ne  soient  perdues,  crainte  qui,  selon  nous,  repose  sur  une  erreur. 
Paris  voudrait  aujourd'hui  renoncer  aux  eaux  de  l'Ourcq,  pour  prendre 
des  eaux  de  Seine  dans  le  centre,  en  amont  ou  en  aval,  que  la  canalisa- 
tion des  eaux  de  l'Ourcq  trouverait  un  emploi  utile  dans  ce  nouveau  sys- 
tème. L'observation  la  plus  essentielle  sous  ce  rapport,  c'est  que  rien  ne  se 
prête  à  des  additions  ou  à  des  modifications  comme  un  réseau  de  con- 
duites. Si,  dès  l'origine,  il  est  avantageux  de  prévoir  les  besoins  futurs,  rien 
n'oblige  à  exécuter  immédiatement  les  travaux  nécessaires  pour  les  satis- 
faire; il  suffit  de  poser  les  conduites  qui  traversent  les  localités  qu'on  veut 
desservir  immédiatement,  en  ménageant  des  tubulures  pour  les  branche- 
ments dont  on  ajourne  l'exécution. 
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137.  Le  plan  figuratif  dont  nous  avons  parlé  plus  haut  doit  être  com- 
plété par  la  détermination  de  l'emplacement  des  robinets  d'arrêts  et  de 
décharge,  dont  il  peut  servir  lui-même  à  fixer  la  position  la  plus  avan- 
tageuse. La  plupart  des  travaux  à  faire  sur  les  conduites ,  réparations, 
branchements,  etc.,  exigent  qu'elles  soient  mises  complètement  à  sec; 
il  faut  donc  pouvoir  arrêter  l'eau  qui  viendrait  dans  la  portion  de  con- 
duite à  réparer,  et  faire  écouler  celle  qui  s'y  trouve  contenue.  Il  est,  par 
conséquent,  indispensable  d'avoir  au  moins  un  robinet  d'arrêt  à  l'origine 
de  la  distribution,  et  des  robinets  de  décharge  dans  tous  les  points  bas  des 
conduites.  Mais  si  l'on  se  bornait  h  établir  les  robinets  dont  nous  venons 
de  parler,  la  distribution  tout  entière  serait  interrompue  à  chaque  travail, 
et  on  perdrait  en  outre  une  grande  masse  d'eau  ;  en  ajoutant  de  distance 
en  distance  des  robinets  d'arrêt,  on  pourra  isoler  une  partie  du  réseau, 
le  vider,  et  n'interrompre  le  service  que  sur  une  très-petite  portion  de 
la  distribution.  Puisque  chaque  point  bas  doit  être  muni  d'un  robinet  de 
décharge,  et  que,  d'un  autre  côté,  il  faut  qu'il  y  ait  un  de  ces  robinets 
entre  deux  robinets  d'arrêt,  on  voit  que  ces  derniers  devront,  en  général, 
être  placés  sur  les  sommets.  Si  une  conduite  suivait  une  pente  uniforme 
sur  une  grande  étendue,  on  pourrait  multiplier  les  robinets  d'arrêt  de  ma- 
nière à  en  avoir  un  tous  les  7  ou  80C,  mais  alors  il  faudrait  placer  un 
robinet  de  décharge  immédiatement  à  l'amont  du  robinet  d'aval.  Pour  que 
les  conduites  secondaires  ne  souffrent  pas  de  l'interruption  de  service  de 
la  conduite  principale  sur  laquelle  elles  sont  branchées,  elles  doivent  être 
munies  à  leur  origine  d'un  robinet  d'arrêt,  et  même,  selon  leur  impor- 
tance, il  est  utile  d'en  placer  sut*  leur  parcours  ainsi  que  des  robinets  de 
décharge,  le  tout  disposé  comme  sur  la  conduite  principale.  En  un  mot, 
pour  la  commodité  et  la  sûreté  de  la  distribution,  ces  appareils  ne  sau- 
raient être  trop  nombreux  ;  ce  n'est  que  par  des  raisons  d'économie  qu'on 
doit  en  restreindre  le  nombre.  Or,  on  peut  concilier  facilement  ces 
deux  intérêts  à  l'origine  de  la  distribution,  en  ne  plaçant  que  les  robinets 
d'arrêt  les  plus  essentiels,  et  en  remplaçant  les  autres  par  des  tuyaux  à 
bride  de  même  longueur.  Quand,  plus  tard,  l'expérience  démontre  la  né- 
cessité ou  l'utilité  du  robinet  d'arrêt,  son  établissement  ne  coûte  guère 
plus  que  si  on  l'avait  placé  dès  l'origine. 

Les  robinets  de  décharge,  beaucoup  moins  dispendieux  que  les  robinets 
d'arrêt,  puisque  ces  derniers  doivent  avoir  à  peu  près  le  diamètre  des  con- 
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dditës,  éicigetit  qùel^uefoià  rétâblissettlëUt  d'un  pfetit  UriÉtibhteri^eiit  itour 
cônlSuire  les  ieaui,  âôit  à  uh  pbirtt  {ilùs  bas,  àbit  dans  Uh  éj^ut;  1^  ^te 
un  jpbits,  soit  dans  un  puisard  perreyé,  sùivaUt  le  vttlbmë  à'eiii  à  ébtfttlë^. 
Lfeut  fonction  éiséfentiteUe  étant  de  vilàer  une  portion  de  feôttttuile,  il  bSt  fil- 
cilë  de  calculer  Veut*  diamètre,  de  niaiiière  à  ^tisfeire  à  êëtUe  cbiidUfdti 
daHs  un  Itemps  dbnné.  Une  erreur  son*  ce  rajiport  ne  sàUt-ait  atoir  tt'Ita- 
portàtice.  Si  lie  robinet  de  décharge  tt'est  pàÉ  placé  immédbuttfttnèttt)  tl 
suffit  d'avoir  ][)réparé  h  tubulUlre  destinée  à  le  rccfevioir,  j^uir  ^f^  «Mite 
omission  puisse  se  réparer  quaild  On  le  jugétii  o|^portnti. 
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CHAPITRE  Xffl. 

IX^UTHN  f T  SNTfkPf ISN  DES  TRAYAiq;  WUJi»  m'^WW^m  P'EAII. 

ÎWé  Dana  lea  ohapitres  préoécjentsy  nous  avons  cherché  à  «xposar 
le  ÉjritàiDe  auÎTant  l^al  le^  travaun  d'une  distribution  d'eau  nous  pa- 
raïadeni  devoir  étrp  projetéa  peur  assurer  le  service  dans  les  meilleures 
confions  possîUes.  Dana  ee  hut^  nous  avons  dû  nous  appuyer  principale- 
ment  sur  des  considérations  mécaniques ,  que  d'autres  pourront  sans 
dente  présenter  d'une  manière  plus  heureuse  et  plus  complète,  mais  aux- 
qneUeis  le  temps  n'èteva  rien  dq  leur  importance  dans  la  question.  Il  n'en 
eatpas  de  même  d^  ee  qui  concerne  l'exécution  des  travaux.  On  peut  varier 
indéâninient  le  m(ide  de  construction  des  réservoirs  ;  on  a  fait  des  tuyaux 
en  maçonnerie,  en  pierres ^  en  poterie ,  en  plomb,  en  verre,  en  Amte, 
entAle  plombée,  etc.,  etc.;  la  manière  de  faire  ces  tuyaux,  de  les  assem- 
bler ,  d^y  opérer  ^^  brfinebements ,  a  changé  et  changera  nécessairement 
encore.  Nous  ne  pouvons  donc,  à  cet  égard,  que  nous  borner  à  exposer 
l'état  actuel  de  cette  partie  technique  de  la  question ,  en  restreignant  même 
ces  notions  pratiques  à  celles  qui  nous  paraissent  utiles  à  l'ingénieur. 

139.  Presque  toutes  les  distributions  ont  besoin  de  réservoirs.  Nous 
avpnSf  dans  les  chapitres  précédents,  expliqué  le  rôle  que  jouent  ces  pu* 
vrages  et  cherché  à  déterminer  la  position  la  plus  avantageuse  qu'il  con- 
vient de  leur  donner  sous  1q  rapport  de  la  sûreté  du  service.  Nous  ne  nous 
occuperons  ici  que  de  leur  construction  et  des  circonstancea  qui  peuvent 
influer  sûr  les  dépenses  qu'elle  exige. 

On  peut  distinguer  deux  espèces  de  réservoirs,  ceux  dont  la  ligne  d'eau 
eat  au<ïâesaeua  du  niveau  du  terrain,  et  ceux  pour  lesquels  elle  est  au-dessus. 

La  première  espèce  est,  sans  contredit,  la  plus  économique }  il  sufBt  de 
déblayer  le  terrain  consacré  au  réservoir,  et  de  recouvrir  le  fond  et  les 
f amis  d'une  maçennérie  hydraulique,  destinée  à  empêcher  la  végétation 
et  les  filtrations,  ef  à  faciliter  l'opération  du  nettoiement.  La  végétation 
des  plantes  aquatiques,  leur  décpmpoation  et  )es  insectes  qu'elles  atti- 
rent, provoquent  la  earruptinn  de  l'eau  ;  les  filtrations  auraient  pour  ré- 
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sultat,  d'abord  d'en  perdre  une  partie,  et  ensuite  d'occasionner,  dans  cer- 
tains cas,  des  dégâts  dans  les  terrains  inférieurs;  enfin,  le  nettoiement 
ne  peut  se  faire  que  sur  une  surface  dure  et  unie;  on  sera  donc  presque 
toujours  obligé  d'avoir  recours  à  un  revêtement  maçonné.  Cependant  lors- 
qu'il s'agit  de  grandes  masses  d'eau,  retenues  dans  les  parties  supérieures 
des  vallées,  ces  précautions  peuvent  être  inutiles;  mais  ce  ne  sont  pas 
là  des  réservoirs  ordinaires  de  distribution ,  du  genre  de  ceux  que  nous 
considérons.  Dans  le  revêtement  en  maçonnerie,  il  faut  distinguer  le  fond 
et  l'enceinte;  celui  du  fond  n'aura  besoin  en  général  que  d'une  très-faible 
épaisseur,  c'est  plutôt  un  enduit  qu'une  maçonnerie.  Après  avoir  nivelé  le 
terrain,  s'il  est  très-perméable,  on  peut  le  recouvrir  d'un  corroi  de  glaise 
battue  avec  du  gravier,  puis  y  étendre  une  couche  do  béton  de  0",  1 5  à  0",2D 
lissée  à  sa  partie  supérieure.  Comme  il  est  toujours  facile  de  revenir  sur 
le  radier  par  voie  d'addition ,  les  accidents  qui  arriveraient  dans  cette  partie 
de  la  construction  ne  sauraient  avoir  de  conséquences  graves  pour  sa  so- 
lidito,  nous  ne  pensons  donc  pas  qu'il  y  ait  lieu  d'en  exagérer  l'épaisseur. 
Quant  à  l'enceinte  du  réservoir,  lorsqu'on  dispose  de  terrains  assez  étendus, 
on  peut  se  contenter  de  talus  revêtus  d'une  couche  semblable  à  celle  du 
fond  ou  de  perrés  paçonnés.  Mais  si  l'espace  manque,  on  peut  établir  des 
murs  verticaux  ou  légèrement  inclinés,  en  leur  donnant  l'épaisseur  néces- 
saire pour  soutenir  la  poussée  des  terres,  le  tiers  environ  de  la  hauteur. 
On  augmente  considérablement  l'étanchéité  des  parois  maçonnées,  en  les 
recouvrant  d'un  enduit  en  ciment  hydraulique.  Peut-être,  avant  de  l'ap- 
pliquer, fera-t-on  bien  d'attendre  que  la  nécessité  s'en  fasse  sentir;  ce  qui 
donnerait  aux  maçonneries  le  temps  de  s'asseoir. 

140.  Nous  croyons  inutile  d'en  dire  davantage  sur  les  réservoirs  en  dé- 
blais, d'autant  plus  que  nous  aurons  occasion  d'y  revenir  plus  loin  en  parlant 
des  travaux  communs  à  tous  les  réservoirs,  tels  que  bondes,  décharges... 
Nous  passerons  immédiatement  aux  réservoirs  dont  le  niveau  est  au-dessus 
du  sol.  Si  ce  niveau  ne  le  dépasse  que  de  4  à  5  mètres,  on  les  construit 
ordinairement  en  maçonnerie.  Comme  les  précédents,  ils  se  composent 
d'un  radier  et  d'une  enceinte  ;  mais  ces  parties  doivent  présenter  une  bien 
plus  grande  résistance.  Quand  on  creuse  le  sol  de  4  à  5  mètres  et  qu'on  y 
établit  un  réservoir,  le  sol  nouveau  n'a  en  général  à  supporter  qu'une  près* 
sion  équivalente  à  celle  qu'il  supportait  précédemment  ;  de  plus,  il  est  or^ 
dinairement  plus  comprimé  et  plus  résistant  que  celui  de  la  surface.  On  a 
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donc  rarement  de  précautions  spéciales  à  prendre.  Mais  quand  le  radier 
doit  être  au  niveau  du  sol,  rétablissement  d'un  réservoir  change  complè- 
tement sa  condition ,  et  on  peut  d'autant  plus  craindre  une  flUration  que 
la  surface  du  sol,  altérée  par  les  intempéries  atmosphériques  ou  par  des 
travaux  antérieurs,  n'a  pas,  en  général,  une  grande  résistance.  On  est  donc 
dans  des  conditions  beaucoup  plus  mauvaises  que  précédemment,  et  qui, 
par  suite,  exigent  beaucoup  plus  de  précautions.  Si  le  terrain  est  solide, 
on  pourra  se  borner  à  augmenter  l'épaisseur  de  la  couche  de  béton,  en  la 
portant  à  0"',30, 0",40,  ou  O'^ySO,  suivant  la  hauteur  d'eau  ;  si  le  terrain  est 
mobile,  s'il  a  été  remué,  on  sera  peut-être  obligé  de  fonderie  radier  sur  des 
piliers,  descendus  jusqu'à  une  couche  solide.  Ces  piliers,  reliés  entre  eux  par 
deux  rangs  de  voûtes  construites  sur  le  terrain  naturel,  dressé  de  manière 
à  former  cintre,  porteront  foute  la  charge.  Ce  système  de  construction  a  été 
mis  en  pratique  avec  succès  sous  la  direction  de  M.  Mary.  Ces  précautions 
ont  pour  but,  non  pas  seulement  de  prévenir  une  fissure  ou  un  tassement 
du  radier,  accidents  qui  se  répareraient  facilement,  mais  les  conséquences 
qui  pourraient  en  résulter  pour  les  murs  d'enceinte.  En  efiet,  une  fuite  qui 
aurait  lieu  dans  le  radier,  en  détrempant  le  sous-sol,  en  faisant  naître  des 
pressions  sur  certains  points  des  fondations  de  ces  murs,  peut  amener  un 
mouvement,  un  déversement,  une  disjonction  dans  leur  partie  extérieure. 
Or,  la  réparation  de  pareilles  avaries,  qui  seraient  à  peu  près  sans  inconvé- 
nient pour  des  murs  ordinaires ,  devient  très-dispendieuse  et  très-difiicile 
pour  des  murs  de  réservoir;  elle  peut  même  conduire  à  une  reconstruc- 
tion, si  les  murs  sont  sortis  de  leur  aplomb;  car,  lorsque  l'eau  s'est  fait  jour 
à  travers  les  maçonneries,  le  courant  qui  s'établit  tend  à  augmenter  sans 
cesse  les  dégradations.  On  ne  doit  donc  rien  négliger  pour  donner  aux  murs 
d'enceinte  des  réservoirs  toute  la  solidité  nécessaire  ;  l'épaisseur  moyenne 
doit  être  à  peu  près  la  moitié  de  la  hauteur  d'eau  à  soutenir;  cela  dépend, 
au  reste,  de  la  nature  des  matériaux  qu'on  emploie  et  du  proQI  qu'on 
adopte.  On  peut  obtenir  quelque  réduction  sur  cette  épaisseur  en  évidant 
l'intérieur  des  murs,  ce  qui  leur  donne  une  plus  grande  stabilité.  Mais,  à 
moins  que  leur  épaisseur  ne  doive  être  très-considérable,  il  est  rare  que  cette 
disposition  puisse  procurer  une  grande  économie;  le  surcroit  de  main- 
d'œuvre  et  de  parement  qui  en  résuhe  compense  la  diminution  du  cube  de 
la  maçonnerie;  cependant,  en  donnant  aux  fuites  ou  suintements,  qui 
peuvent  se  manifester,  une  issue  très-voisine  du  parement  où  ils  pren- 
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nent  leur  origine ,  elle  présente  Tavantage  de  fournir  un  moyen  facile  de 
les  réparer  et  d'empêcher  les  filtrationa  de  se  propager  auai^  loin  dans  Yé^ 
palsseur  des  maçonneries.  On  doit  donner  aq  radier  de  ces  galeries  une 
légère  pente  qui  le  fasse  aboutir  soit  à  un  ruisseap,  soit  à  un  égout  extérieur 
dans  lequel  les  eaux  puissent  s' écouler.  Lea  murs  évidéa  conviennent  sur- 
tout au  cas  oti  le  réservoir  est  adossé  à  des  constnietieBs  ou  limité  par 
des  propriétés  qu'on  veut  mettre  à  l'abri  des  infiltrations. 

Les  murs  d' enceinte  constituent ,  comme  on  le  voit^  la  grande  dépense 
des  réservoirs  ;  il  importe  donc  d'adopter,  autant  que  le  permet  le  terrain 
dont  on  dispose,  des  formes  qui  donnent  beaucoup  de  surface  arec  le  moin- 
dre développement.  Nous  dirons  oependant  que  pour  de  la  maçonnerie,  le 
cercle  convient  peu.  Car  il  résulte  de  cette  forme  une  sujétion  coûteuse  dans 
l'appareil  des  matériaux  du  réservoir  et  une  tendance  à  leqr  disjonction.  Ce 
que  nous  voulons  dire,  o^est  qu'on  doit  éviter  les  angles  multipliés,  surtout 
les  angles  rentrants,  les  formes  allongées,  etc.,  et,  autant  que  possible,  se 
rapprocher  de  la  ferme  carrée.  Cependant,  lorsqu'on  divise  le  réservoir  en 
deux,  ce  qui  est  presque  une  nécessité  pour  les  grands  réservoirs,  ^nsi 
que  nous  l'indiquerons  tout  à  l'heure,  il  en  résulte  que,  si  l'on  veut  avoir 
le  minimum  de  dépense,  la  dimension  perpendiculaire  à  la  cloison  doit  étpe 
plus  grande  que  l'autre  (dans  le  rapport  de  3  à  3). 

C'est  peut-être  ici  le  lieu  de  parler  d'une  amélioration  considérée  parfois 
comme  importante  pour  les  réservoirs,  et  qui  peut  influer  sur  la  forme  à 
leur  donner,  c'est  la  couverture.  Comme  nous  l'avons  déjà  dit,  l'eau  ex- 
posée aux  ardeurs  du  soleil  se  corrompt  plus  fticilement;  dans  tous  les  cas 
elle  s'échauffe,  ce  qui  est  un  inconvénient  pour  beaucoup  d'usages;  de 
plus,  les  variations  de  température  dans  les  maçonneries  et  daps  les  een- 
duiteq  qui  y  aboutissent,  produisent  des  dilatations  et  des  retraita  d'oà 
résultent  souvent  des  fissures.  11  y  a  donc  des  avantages  incontestables  à 
couvrir  Je  réservoir  d'une  distribution,  à  la  condition  toutefois  de  ménager 
au-dessus  de  la  surface  un  aérage  suffisant.  Les  petits  réservoirs  peuvent 
être *cou verts  par  des  toits  ou  des  combles  ordinaires;  toutefois,  ce  sy- 
stème de  couverture  n'atteint  qu'imparfaitement  son  but,  qui  est  démettre 
la  surface  de  l'eau  à  l'abri  des  variations  de  température  ;  il  sera  donc  près* 
que  toujours  préférable  d'avoir  recours  à  des  voûtes  en  maçonnerie.  Sans 
doute  ces  voûtes,  qui  portent  nécessairement  sur  les  murs  d'enoeinte,  ieur 
dent  à  les  écarter,  comme  le  fait  déjà  la  poussée  de  l'eau  ;  mais  o*est  là  une 
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qilestion  d'épaisseur  dk  thafonoerie  (aciié  à  résoudre,  et^  hn  S6  rendant 
compte  des  dépenses,  on  trouvera  presque  toujours  qti'il  y  a  avantage  à 
prendre  ces  murs  pour  point  d'appui,  au  lieu  d'établir  des  piliers  intermé- 
diaii-es  dans  l'intérieur  des  bassins.  En  effet,  comme  nous  l'avons  déjà  dit, 
ce  sont  les  parements  qui  coûtent  le  plus  dans  les  maçonneries  ;  en  augmen- 
tant l'épaisseur  des  murs  indispensables;  on  n'élève  que  fort  peu  la  dépensa; 
établir  des  piliers  intermédiaires,  c'est  augmenter  la  surfiaice  des  parements 
en  même  temps  que  le  cube  de  la  maçonnerie.  Ces  piliers  diminuent  la 
capactlé  du  réservoir,  multiplient  la  surface  à  nettoyer  ;  enfin,  les  petites 
voûtes  qu'ils  portent,  manquant  de  hauteur,  privent  d'air  la  surface  supé- 
rieure du  réservoir.  Aussi  n'avons-nous  pas  hésité,  pour  des  projets  de  nou- 
veaux réservoirs  à  établir^  à  proposer  des  voûtes  s'appUyant  sur  des  murs 
d'enceinte,  ainsi  que  le  représente  la  fig.  95.  Ces  voûtes  en  briques  et 
ciment  peuvent  être  très-légères,  peu  dispendieuses  (à  Paris,  18  fr.  le  mètre 
carré),  et  d'une  très-grande  solidité;  on  pourrait  au  besoin  les  charger 
de  terre  ou  de  sable,  pourvu  que  les  murs  d'enceinte  pussent  résister  à 
la  poussée*  Dîœns  cependant  que  la  couverture  des  réservoirs  n'est  pas 
indispeiisable,  que  les  plus  grands  réservoiins  de  Paris  n'en  ont  pas,  etque« 
toute  désirable  qub  soit  cette  amélioration,  ce  n'est  peut-être  pas  celle  dont 
le  besoin  se  fait  le  plus  vivement  sentir.  Aussi ,  dans  le  cas  où  l'on  serait 
limité  par  le  chiffre  des  dépenses^  c*est  un  ti'avail  qu'on  pourrait  ajourner 
sans  ^nd  inconvénient.  Ce  serait  cependant  une  utile  précaution  que 
de  donner  aux  murs  d'enceinte  une  épaisseur  suffisante  pour  pouvoir 
exécuter  plus  tard  la  voûte  qui  doit  couvrir  le  réservoir. 

Les  réservoirs  que  nous  venons  de  considérer  par  la  quantité  de  tnaçon- 
nerie  qii'ils  exigent,  par  les  soins  avec  lesquels  elle  doit  être  faite,  sont 
beaucoup  plus  dispendieux  que  les  précédents.  C'est  ce  qu'on  reconnaîtra 
faetleoient)  pour  peu  qu'on  soit  habitué  aux  constructions.  Ainsi^  dans  ce 
moment,  l'administration  est  saisie  de  plusieurs  projets  de  réservoir  éitoa- 
nant  des  ingénieurs  du  service  municipal,  et  dont  les  dépenses  et  les  ca- 
paettés  sont  dans  les  proportions  suivantes  : 

Réservoir  en  déblais  dans  la  butte  Chaumont,  capacité  70,000%  dé- 
pense en  travaux  200,000  fr.,  soit  3  fr.  par  mètre  cube  d'eau. 

Réservoir  moitié  en  déblais,  moitié  en  remblais,  dans  l'abattoir  Montmat*-* 
tre^cai^cité  8^000^ dépense  200,000  fr.,  soit  20  fr.  par mèbe  «[;ube d'eau. 

Béserv4Mr  en  remblais  à  la  barrière  des  Amandiers,  fig.  95  et  95  bis^ 
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capacité  5,500"";  dépense  200,000  francs,  soit  38  francs  par  mètre  cube. 

Sans  doute,  suivant  les  lieux,  cette  proportion  pourra  varier  ;  mais  il 
faudrait  des  circonstances  exceptionnelles  pour  qu'elle  ne  fût  pas  conû- 
dérable.  11  n'y  aurait  donc  jamais  à  hésiter  dans  le  choix  du  système  à 
adopter,  si  la  question  était  aussi  simple  que  nous  venons  de  la  présenter. 
Mais,  dans  la  pratique,  plusieurs  circonstances  dont  ou  doit  tenir  compte 
viennent  la  compliquer,  nous  les  examinerons  tout  à  l'heure,  lorsque  nous 
aurons  fait  connaître  le  dernier  système  de  réservoir;  nous  voulons  parler 
de  celui  dont  le  fond,  ou  radier,  est  au-dessus  du  niveau  du  terrain. 

141.  Le  niveau  supérieur  des  réservoirs  est  une  conséquence  de  celui 
des  orifices  les  plus  élevés  à  desservir,  on  n'est  donc  pas  maître  do  le  fixer 
arbitrairement  :  c'est  une  donnée  de  la  question.  Ainsi  dans  une  ville 
plate,  ou  qui  n'est  dominée  par  aucune  hauteur  environnante,  on  est  en  gé- 
néral obligé  d'établir  des  réservoirs  très-élevés  au-dessus  du  soi.  Ces  réser- 
voirs peuvent  être  construits  en  maçonnerie  comme  les  précédents,  mais  la 
dépense  qu'ils  exigent  croit  rapidement  avec  la  hauteur  à  laquelle  ils  doivent 
s'élever.  Si  Ton  admettait,  par  exemple,  que  le  radier  dût  toujours  reposer 
sur  le  sol,  il  est  évident  que  cette  dépense  croîtrait  comme  le  carré  de  la  hau«- 
teur  d'eau,  car  c'est  suivant  cette  loi  que  devrait  croître  la  surface  du  profil 
du  mur  d'enceinte.  Il  est  vrai  que  pour  des  hauteurs  un  peu  considérables 
on  pourrait  faire  porter  le  radier  sur  des  voûtes,  et  diminuer  l'épaisseur 
du  mur  d'enceinte  en  raison  de  la  diminution  de  la  hauteur  d'eau  soutenue, 
mais  l'établissement  de  ces  voûtes  est  lui-même  un  objet  d'assez  grande 
dépense,  et  donne  aussi  une  certaine  poussée,  qui  agit  dans  le  même  sens 
que  celle  de  l'eau.  La  construction  de  ces  réservoirs  demande  d'abord  une 
étude  assez  délicate  de  la  stabilité  de  la  construction,  puis  des  soins  tout 
particuliers  dans  l'exécution  du  travail.  Il  n'en  est  paâ  de  même  lorsqu'on  a 
recours  à  des  réservoirs  métalliques  placés  sur  des  supports  en  maçonnerie, 
qui,  n'étant  plus  soumis  qu'à  une  pression  verticale,  peuvent  être  exécutés 
facilement  et  sans  grande  dépense.  L'influence  de  la  hauteur  n'est  pas 
nulle  sans  doute,  mais  elle  est  peu  considérable.  Nous  reviendrons  tout  à 
l'heure  sur  ce  sujet. 

La  cuve  peut  être  construite  en  fonte  ou  en  tôle.  Le  premier  métal 
ofirirait  l'avantage  d'une  conservation  plus  facile  et  se  prêterait  à  toute 
espèce  de  forme ,  et  en  particulier  à  la  forme  rectangulaire ,  qui  sou- 
vent est  commode.  Mais  le  grand  nombre  de  joints  que  nécessiterait  ce 
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système  de  construction ,  s'il  s'agissait  d'une  grande  capacité ,  donnerait 
sans  doute  lieu  à  des  fuites ,  dont  la  réparation  occasionnerait  de  fré- 
quentes interruptions  de  service.  C'est  du  moins  Tinconvénient  qui 
se  manifeste  dans  un  réservoir  de  cette  espèce,  que  nous  avons  été 
à  même  d'examiner.  Nous  ne  parlons  pas  des  réservoirs  qui,  ne  con- 
tenant que  quelques  mètres  cubes,  peuvent  être  faits  en  un  petit  nombre 
de  pièces;  nous  ne  contestons  pas  d'ailleurs  la  possibilité  de  réussir 
avec  la  fonte,  nous  disons  seulement  que  les  tentatives  faites  jusqu'à 
présent  ne  nous  ont  pas  paru  heureuses.  Il  n'en  est  pas  de  même  de  la 
tôle.  En  rivant  les  feuilles  entre  elles,  on  obtient  une  étanchéité  par- 
faite, ainsi  que  le  prouvent  les  tuyaux  qu'on  exécute  par  ce  procédé. 
Reste  le  danger  de  l'oxydation,  beaucoup  plus  facile  à  prévenir  pour 
les  réservoirs  que,  pour  les  tuyaux ,  attendu  que,  les  parois  étant  appa- 
rentes, on  peut  facilement  leur  donner  de  temps  en  temps  des  couches 
de  peinture  ou  d'enduit.  Cependant,  il  faut  le  reconnaître,  ces  réservoirs 
ne  présentent  pas  les  mômes  garanties  de  durée  que  ceux  en  maçonnerie; 
si  l'entretien  était  négligé,  ils  ne  tarderaient  pas  à  se  trouver  hors  de  ser- 
vice. Cette  nécessité  de  l'entretien  oblige  à  laisser  un  accès  facile  à  toutes 
les  surfaces  de  leurs  parois.  Il  ne  faut  les  appuyer  ni  contre  les  murs  ni 
sur  les  planchers,  ou  du  moins  les  planchers  doivent  ôtre  à  claire- 
voie,  de  manière  que  la  surface  de  contact  soit  aussi  petite  que  possible. 
C'est  ainsi  qu'a  été  construite  une  cuve  d'une  capacité  de  iOO"**^-  dans  l'é- 
tablissement de  Chaillot  (fig.  96  et  96  bis). 

Le  fond  est  posé  sur  un  plancher  que  portent  des  murs  parallèles  :  ces 
murs  ont  une  épaisseur  de  0™,70,  leur  intervalle  est  de  2",  10,  l'équaris- 
sage  des  solives  est  de  0°',08  sur  0°*,24.  Le  diamètre  de  ce  réservoir  est 
de  11  ",30,  et  sa  hauteur  de  4",00.  La  tôle  du  fond,  et  celle  de  la  partie 
inférieure,  a  0™,003  d'épaisseur  ;  celle  de  la  partie  supérieure  n'a  que 
0~,002.  Le  poids  total  de  cette  cuve  est  de  8,310  kil.,  et  elle  n'a  coûté 
que  8,500  fr.,  non  compris  le  support  en  maçonnerie  et  lej>lancher. 

Il  est  facile  de  calculer  l'épaisseur  de  la  tôle  des  bords.  En  effet,  en  fai- 
sant abstraction  de  la  résistance  du  fond,  on  peut  considérer  ce  réservoir 
comme  un  tuyau  de  11  "",30  de  diamètre;  on  a  ainsi,  en  appliquant  la 
formule  ^=PD  du  chapitre  VIII,  et  en  mettant  pour  P  4000S  tz=z  ib\20 
pour  la  tension  d'une  section  près  du  fond  qui  aurait  un  millimètre  de  hau- 
teur. Comme  l'épaisseur  de  la  tôle  de  la  partie  inférieure  est  de  O^jOOS,  on 
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a  -~—  znl^^bS  pour  la  tension  par  millîmèlre  carré.  Or,  la  tdle  petit  ètte 

soumise  à  une  lension  beaucoup  plus  considérable.  Il  s'en  faut  bien,  (tu  reste, 
que  celle  que  nous  venons  de  calculer  puisse  se  réaliser,  attendu  que  le 
calcul  précédent  suppose  la  cuve  formée  de  cercles  indépendants,  tandis 
qu'ils  sont  solidaires,  et  que,  la  pression  étant  moins  forte  dans  la  partie 
supérieure ,  il  en  résulte  que  les  cercles  inférieurs  ne  sont  tendus  qu  en 
vertu  d'une  pression  moyenne;  enfin,  le  fond  plat  présente  nécessaireilient 
une  grande  résistance  à  l'extension  de  la  partie  inférieure  du  réservoir,  et 
il  est  probable  que  si  une  déchirure  venait  à  s'opérer  par  suite  de  l'extension 
de  la  fonte,  elle  se  ferait  à  une  certaine  hauteur  au-dessus  du  fond.  Nous 
ne  pensons  donc  pas  qu'il  soit  nécessaire  de  donner  des  épaisseurs  diffé- 
rentes aux  feuilles  de  tôle,  lorsque  les  réservoirs  n'ont  que  3  ou  4^  de 
hauteur,  ce  qui  est  le  cas  le  plus  ordinaiie.  Le  danger  réside  beaucoup 
moins  dans  la  rupture  de  la  tôle  que  dans  son  oxydation,  et,  sous  ce  rap- 
port, il  est  évident  qu'il  faut  une  épaisseur  uniforme. 

Quoi  qu'il  en  soit,  on  voit  qu'on  peut  construire,  dans  ce  système,  des 
réservoirs  beaucoup  plus  économiques  qu'avec  de  la  maçonnerie,  puisque, 
en  ajoutant  au  prix  que  nous  avons  fait  connaître  plus  haut  ce  qui  est  re-* 
latif  aux  plancher,  support,  etc.,  on  n'arrive  qu'à  25  fr.  par  mètre  cube. 
11  est  même  évident  que  si  ce  système  présentait  la  même  garantie  de 
durée  que  la  maçonnerie,  on  devrait  l'appliquer  toutes  les  fois  que  le  ré* 
servoir  ne  peut  se  faire  en  déblais.  Mais,  comme  nous  l'avons  dit  tout  à 
l'heure,  on  ne  peut  mettre  la  tôle  à  l'abri  de  l'oxydation  que  par  un  entre- 
tien continu  et  soigné.  De  plus,  certaines  parties  de  la  constructioni  telles 
que  le  plancher,  ne  sont  pas  susceptibles  d'une  longue  durée,  et  sont  un 
obstacle  à  cet  entretien.  C'est  par  ce  motif  qu'ayant  à  faire  construire  une 
cuve  de  plus  grande  dimension,  nous  avons  cherché  à  remplacer  le  plan- 
cher par  une  calotte  sphérique  ne  portant  sur  aucun  point  d'appui  inter* 
médiaire,  de  manière  que  toute  la  paroi  du  réservoir  fût  accessible  \  et 

*  Les  conditions  d'équilibre  d'une  pareille  conatruotion  sont  faciles  à  établir. 
Soient  :  Il  le  rayon  de  la  calotte  (fig.  97); 

f  cehd  de  la  cuve; 

9  celui  d*nne  section  horlslontale  quelconque; 

t  la  tension  par  mètre  couraiii  de  la  iMe  dans  cette  section,  suÎYfnt  un  plan  «liridiea  ; 

9  Tangle  avec  la  verticale  du  rayon  R  correspondant  au  rayon  x; 
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susceptible,  par  conséquent,  de  recevoir  les  tnivaux  d'entretien  et  de  répa- 
ration (fig.  98,  98 6w,  98  ter).  C'est,  avec  plus  d'élégance  dans  la  construc- 
tion, Tavantago  que  nous  avons  cherché  dans  ce  système,  car  Téconotnie 
obtenue  par  la  suppression  delà  charpente  et  des  murs  intermédiaires  se 
trouve  plus  que  compensée  par  la  plus  grande  épaisseur  à  donner  à  la  tdie 
du  fond.  Dans  la  nouvelle  cuve  de  Ghaillot  le  fond  a  0°>,006  d'épaisseur  et 
les  bords  0'*,005.  La  dépense  se  répartit  de  la  manière  suivante  entre  les 
divers  travaux  : 

Maçonnerie  du  support,  de  7",50  de  hauteur 15,000' 

Couverture  en  zinc 5,000 

Cuve  en  tôle  et  couronne  en  fonte 43,000 

SonuÀe  à  valoir  pour  bondes  de  fond  et  de  superficie.  8,000 

Total 70,000f 

Si  on  compare  les  dépenses  de  ce  réservoir  à  celles  de  la  cuve  précé- 

e  répaisseur  de  la  tôle  ; 

R'  TefTort  maximum  auquel  on  veut  la  soumettre  ; 
*   H  la  hauteur  d'eau  sur  le  centre  de  la  calotte  ; 
h  la  hauteur  d'eau  moyenne  correspondant  au  rayon  so  ; 
P  poids  de  Teau  coQtenua  dans  (a  cuve; 
p  sziOOOS  densité  de  Peau. 
8i  Ton  cherche  la  tension  correspondante  à  une  section  verticale  circulaire,  on  aura  évi- 
demment 

mais  smç=-g, 

donc  t=500M. 

Or,  ^  est  le  plus  grand  possible  pour  07=0.  La  tension  maximum  correspond  donc  au  centre  de 

Il  euve,  où  ron  a  Acsti,  et  par  oooséqiient, 

ToZsBOORH, 
d'où  Ton  tirenut  la  valeur  de  ^,  pui^u'QU  doit  avoir  ^R'==To,  Pour  le  cercle  Qe  \%  cuve  qui  porta 
sur  son  appui  oirculaire ,  on  a  ^in ?;;:  ^>  et  ^vv^hq;^^,  d'où  on  tirp  : 

Le  fond  de  la  cuve  étant  attaché  à  une  couronne  de  fonte^  qui  se  trouve  ainsi  soumise  à  une 
pression  normale  égale  à  Tcosç  par  mètre,  fait  naître,  dans  cliaque  joint  des  voussolrs  de  cette 
couronne ,  uQe  pression 

Q =rT  cos  ^)=5:  jL..  ^RîîIF». 

*Â  l'aide  de  ces  valeurs,  on  peut  calculer  facilement  les  épaisseurs  à  donner  à  toutes  les  parties 
de  la  construction. 
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dente,  on  trouve  que  trois  cuves  de  400";  qui  auraient  coûté  30,000  fr,  avec 
les  planchers,  auraient  résolu  le  problème.  Il  y  a  donc  ici  un  excédant  de 
dépense  de  12,000  fr.,  mais  nous  avons  regardé  comme  une  compensation 
suffisante  divers  avantages,  qu'on  peut  résumer  ainsi  :  1**  la  surface  est  par- 
tout accessible  aux  réparations  ;  2*»  l'épaisseur  de  0",005  et  0",006  est  une 
bien  plus  grande  garantie  contre  les  accidents  que  peut  occasionner  Foxyda- 
tion  des  parois  ;  3^  le  terrain  sous  la  cuve  devient  disponible  pour  d'autres 
usages.  Nous  n'entrerons  pas  dans  plus  de  détails  au  sujet  de  cette  construc- 
tion, parce  qu'il  s'agît  d'un  premier  essai  et  que  l'expérience  n'a  pas  encore 
signalé  tous  les  perfectionnements  dont  il  est  susceptible.  Ce  que  nous  vou- 
lons surtout  faire  remarquer,  c'est  le  chififre  élevé  des  dépenses  pour 
réservoir,  à  mesure  que  le  niveau  s'élève  au-dessus  du  sol.  En  partant  du 
niveau  jusqu'à  10"*  au-dessus,  nous  avons  trouvé  3  fr.,  50  fr.  et  64  fr.  Il 
faut  remarquer,  cependant,  que  quand  on  a  recours  aux  réservoirs  mé- 
talliques l'influence  de  la  hauteur  devient  bien  moins  sensible,  car  elle  ne 
porte  plus  que  sur  le  support.  Ainsi,  si,  dans  l'exemple  précédent,  on  avait 
voulu  porter  le  réservoir  plus  haut,  il  n'aurait  coûté  que  1,500  fr.  de 
plus  par  mètre  de  hauteur. 

142.  La  surface  des  réservoirs  est  un  autre  élément  de  leur  dépense 
auquel  on  doit  avoir  égard  dans  l'élude  des  projets.  Une  fois  le  volume 
d'eau  qu'ils  doivent  contenir  déterminé  par  la  condition  de  mettre  l'ali- 
mentation en  rapport  avec  les  irrégularités  de  la  consommation,  on  peut 
prendre  pour  base  du  réservoir  une  surface  plus  ou  moins  considérable. 
Si  l'on  ne  considérait  que  les  besoins  de  la  distribution  et  les  dépenses  re- 
latives à  l'élévation  de  l'eau ,  il  est  clair  que  les  réservoirs  devraient  avoir 
une  grande  surface  et  peu  de  hauteur,  car  le  service  devant  se  faire,  même 
lorsque  l'eau  descend  dans  le  réservoir  à  son  niveau  minimum,  le  travail 
nécessaire  pour  l'élever  depuis  ce  point  jusqu'au  trop  plein  est  sans  aucune 
utilité.  Mais  la  surface  du  réservoir  ayant  une  influence  sur  la  dépense  de 
cet  ouvrage,  on  voit  qu'il  y  a  ici  à  faire  un  calcul  analogue  à  celui  du 
n**  128,  c'est-à-dire  à  déterminer  la  hauteur  qui  rend  la  somme  des  dé- 
penses un  minimum.  La  variété  des  systèmes  dans  lesquels  les  réservoirs 
peuvent  être  construits  ne  permet  pas  d'établir  une  formule  type,  mais  il 
sera  toujours  facile  de  déterminer  approximativement,  dans  chaque  cas 
particulier,  l'influence  de  la  hauteur  sur  les  dépenses  et  d'arriver,  au  moins 
par  tâtonnement,  à  la  solution  la  plus  économique.  Ajoutons  que  l'empla- 
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cément  dont  on  dispose ,  que  des  convenances  d'architecture  et  surtout 
des  conditions  de  salubrité  ne  permettront  pas  toujours  de  suivre  les  indi- 
cations du  calcul.  Une  tranche  d'eau  qui  n'aurait  que  quelques  centimètres 
d'épaisseur  serait  sujette  à  s'échauflTer  sous  l'influence  des  rayons  du 
soleil^  et  tous  les  éléments  de  corruption  s'y  développeraient  rapidement. 
Quoi  qu'il  en  soit,  il  sera  toujours  bon  de  connaître  la  hauteur  correspon- 
dant au  minimum  de  dépense,  pour  ne  faire  aux  autres  exigences  de  la 
question  que  les  sacrifices  rigoureusement  nécessaires. 

En  résumé,  les  dépenses  de  construction  des  réservoirs  dépendent,  à  un 
très-haut  degré,  de  leur  emplacement  et  de  leur  niveau  par  rapport  au 
sol.  Dans  les  chapitres  précédents,  nous  avons  cherché  à  déterminer  leur 
position  dans  le  réseau  de  la  distribution,  pour  que  les  dépenses  de  la 
canalisation  fussent  aussi  petites  que  possible  ;  ce  que  nous  venons  de  dire 
démontre  que,  pour  rendre  la  solution  complète ,  il  faut  tenir  compte 
de  la  dépense  du  réservoir.  Ainsi ,  lorsque  la  condition  du  minimum  de 
dépense  de  tuyaux  détermine  pour  cet  ouvrage  une  certaine  position , 
il  peut  être  cependant  avantageux  de  le  placer  dans  une  autre,  qui  exigera 
des  conduites  plus  longues  ou  d'un  plus  gros  diamètre,  cet  excédant  de  dé- 
pense se  trouvant  plus  que  compensé  par  l'économie  obtenue  dans  la  con- 
struction du  réservoir.  Cette  considération  peut  donc  modifier,  jusqu'à  un 
certain  point,  le  tracé  des  conduites,  et  on  ne  doit  pas  négliger  d'en  tenir 
compte.  Nous  ne  voyons  d'autre  moyen  de  le  faire  que  d'évaluer  sommai- 
rement les  dépenses  dans  les  divers  systèmes  dont  les  avantages  paraîtront 
se  balancer;  les  considérations  dans  lesquelles  nous  venons  d'entrer  pour- 
ront peut-être  faciliter  ce  travail. 

143.  Il  nous  reste  à  parler  de  quelques  dispositions  et  de  quelques  ou- 
vrages accessoires  communs  à  tous  les  réservoirs. 

De  la  nécessité  de  nettoyer  assez  fréquemment  les  réservoirs  résulte 
celle  de  les  diviser  en  deux  parties,  pouvant  faire  le  service  indépendam- 
ment Tune  de  l'autre.  Pour  les  réservoirs  en  maçonnerie,  on  remplit  cette 
condition  au  moyen  d'un  mur  formant  cloison  et  qui  doit  avoir  l'épaisseur 
des  murs  d'enceinte,  puisqu'il  doit  résister  à  la  poussée  de  l'eau,  lorsqu'un 
des  compartiments  est  vide.  Dans  un  très-grand  réservoir  en  déblais,  le 
mur  de  séparation  pourrait  être  remplacé  par  une  levée.  Pour  un  réservoir 
en  tôle ,  la  cloison  devrait  être  concentrique,  à  moins  qu'on  ne  préférât  le 
composer  de  deux  cuves  égales.  Le  radier  ou  fond  du  réservoir  doit  être 
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dressé  en  penle  vers  la  bonde  de  fond  pour  que  les  eaux,  en  se  retirani, 
emmènent  la  vase,  qu'on  pousse  avec  un  balai.  Si  le  réservoir  était  très- 
grand,  on  devrait  même  creuser  une  rigole,  dans  laquelle  on  rassemblerait 
plus  facilement  les  dépôts. 

Chaque  compartiment  du  réservoir  doit  être  percé  d'au  moins  trois  ori- 
fices, un  orifice  de  décharge  pour  rejeter  les  eaux  sales  à  l'extérieur  et  vider 
promptemenl  le  réservoir  en  cas  de  besoin.  Cet  orifice  se  trouve  être  né^ 
cessairement  l'extrémité  d'une  conduite  qui  débouche  à  l'extérieur,  dans 
un  ruisseau,  ou  dans  un  égout  ;  il  est  nécessairement  au  niveau  delà  partie 
la  plus  basse  du  fond  ou  radier.  On  l'ouvre  au  moyen  d'une  bonde  dont 
les  dessins  de  la  planche  12  suffisent  pour  faire  comprendre  le  méca-^ 
nisme.  Le  diamètre  de  la  bonde  et  du  tuyau  qui  lui  correspond  doivent  ètrq 
déterminés  par  cette  condition  de  pouvoir  vider  le  réservoir  dans  un  cer-* 
tain  temp^t  Les  deux  compartiments  voisins  peuvent  avoir  le  même  tuyau 
de  décharge,  au  moyen  d'une  bifurcation  aboutissant  aux  deux  orifices.  La 
conduite  d'arrivée  débouche  ordinairement  par  le  fond  du  réservoir,  parce 
que  c'est  le  moyen  de  profiter  de  toute  sa  hauteur  pour  le  remplir  plus 
promptement ,  et  que  si  la  conduite  d'arrivée  est  en  même  temps  une 
conduite  de  distribution,  cette  disposition  est  indispensable  pour  tirer 
parti  de  Teau  contenue  dans  la  partie  inférieure  du  réservoir;  en  même 
temps  elle  est  la  plus  efficace  pour  empêcher  que  l'air  se  cantonne  dans 
la  conduite.  Cependant  lorsque  l'eau  est  fournie  par  une  machine  et 
qu'on  tient  à  lui  faire  faire  un  travail  constant,  la  conduite  d'arrivée  peut 
déboucher  ^n-dessus  du  réservoir;  on  la  ferme  alors  par  un  robinet-vanne 
ordinaire,  dont  nous  donnerons  plus  loin  la  description  ;  il  y  a  alors  une 
conduite  de  départ  correspondant  au  fond  du  réservoir.  Cette  conduite, 
soit  qu'elle  n'ait  que  cette  dernière  fonction,  soit  qu'elle  remplisse  en  même 
temps  celle  d'être  conduite  d'arrivée,  se  ferme  par  une  bonde  comme  la 
précédente  ;  mais,  outre  ce  moyen  de  fermeture,  on  place  encore  sur  la 
conduite,  à  peu  de  distance  du  réservoir,  un  robinet-vanne,  qui  permet  de 
1^  suppléer.  Le  troisième  orifice  indispensable  est  celui  du  trop-plein  ;  lors- 
que le  réservoir  est  alimenté  par  une  machine  ou  par  une  conduite  ayant 
spn  origine  dans  un  réservoir  supérieur,  il  pourrait  arriver  que  l'eau  dé- 
passât le  couronnement  et  occasionnât  des  dégâts  en  se  déversant  par-defr? 
SMS  les  bords.  On  prévient  cet  inconvénient  au  moyen  d'un  tuyau  vertioa} 
arasé   un  peu  au-dessous  du  niveau  qu'on  ne  veut  pas  dépasser.  Ce 
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tuyau,  placé  dans  Tintérieur  de  la  oloison  qui  sépare  les  deui  comparti- 
ments du  réservoir,  peut  les  desservir  tous  les  deux  ;  son  orifice  supérieur 
n'a  pas  besoin  d'être  fermé,  et  il  est  ordinairement  branché  sur  la  con- 
duite de  décharge.  Un  réservoir  peut  avoir  plusieurs  conduites  d'arrivée 
et  plusieurs  conduites  de  dépari  ;  on  peut  multiplier  les  orifioes  de  dé- 
charge, lorsque  la  surface  du  i*adier  est  considérable;  en  un  mot  »  on 
peut  adopter  une  foule  de  dispositions,  suivant  les  besoins  et  les  eircqn* 
stances  ;  nous  ne  croyons  devoir  signaler  que  celles  qui  sont  essentielles.  La 
planche  12  représente  les  détails  des  divers  ouvrages  accessoires  du  réset*-* 
voir  Yaugirardy  construit  sous  l'habile  direction  de  M.  Mai*y,  détails  qui  H 
reproduisent  dans  tous  ceux  de  la  distribution  de  Paris,  avec  de  légères 
modifications, 

144.  On  n'emploie  plus  aujourd'hui  dans  les  distributions  que  trois 
espèces  de  tuyaux,  les  tuyaux  de  plomb,  les  tuyaux  de  fonte  et  les  tuyailx 
de  tôle  plombée.  Nous  ne  saurions  rien  ajouter  aux  détails  donnés  par 
Genieys  (Voir  à  la  2""  partie  l'extrait  de  cet  auteur)  sur  les  autres  es-» 
pèces  de  tuyaux,  attendu  que  nous  n'avons  jamais  eu  occasion  d'en  faire 
usage.  Quant  aux  tuyaux  de  plomb,  et  surtout  de  fonte,  leur  fabrication 
a  fait,  depuis  la  publication  de  l'ouvrage  de  Genieys,  de  notables  progrès 
que  nous  devons  faire  connaître ,  car  c'est  à  ces  progrès  même  qu'est 
due  leur  adoption  presque  exclusive  dans  les  distributions^ 

Disons  d'abord  que,  pour  le  stuyaux  de  fonte,  le  vœu  exprimé  par  cet 
ingénieur,  relativement  au  procédé  de  moulage,  est  aujourd'hui  réalisé  ; 
les  tuyaux  sont  coulés  debout,  ce  qui  a  permis  de  réduire  leur  épaisseur^ 
parce  qu'on  a  été  plus  sûr  de  la  rendre  uniforme;  enfin  la  fonte  brute 
ayant  baissé  de  prix,  il  en  est  résulté  pour  cette  espèce  de  tuyaux  une  dimi- 
nution do  prix  qui  a  rendu  toute  espèce  de  conourrenee  Impossible^  si  ce 
n'est  celle  de  la  tôle  plombée,  dont  nous  parlerons  tout  à  l'heure.  Datïs 
une  récapitulation  du  détail  des  prix  des  diverses  conduites,  que  nous 
avons  dû  supprimer ,  comme  n'offrant  plus  aujourd'hui  d'intérêt ,  Ge*- 
nieys  établit  ainsi  le  prix  du  mètre  courant  d'une  conduite  de  0'',108  de 
diamètre,  dans  les  cinq  modes  de  construction  qtt'il  a  considérés. 

En  fonte 47^  19 

En  plomb 39    67 

En  bois 6    77 

En  poterie.  , 6    97 

En  pierre  artificielle» 46    09 
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Aujourd'hui,  le  tuyau  de  fonte  tout  posé  ne  se  payant  plus  que  1 1  à  1 2  fr. , 
et  celui  de  tôle  plombée  6  fr.  30^  on  conçoit  qu'il  ne  peut  plus  guère  être 
question  des  tuyaux  de  pierre  artificielle,  beaucoup  plus  chers,  ni  des 
tuyaux  de  bois  ou  de  poterie,  à  cause  des  fuites  auxquelles  ils  peuvent 
donner  lieu.  Quant  aux  tuyaux  de  plomb,  il  y  a  longtemps  qu'on  y  a  re- 
noncé pour  la  distribution  proprement  dite,  par  les  motifs  que  nous  avons 
exposés  n^  90  ;  ils  ne  sont  plus  employés  que  pour  les  petits  branchements 
qui  vont  des  conduites  aux  orifices.  Il  n'y  a  donc  aujourd'hui,  pour  le 
réseau  de  la  distribution,  de  choix  réellement  à  faire  qu'entre  la  fonte  et 
la  tôle  pomblée. 

145.  Les  tuyaux  de  ce  dernier  système  étant  beaucoup  plus  économi- 
ques, il  est  évident  qu'il  ne  faudrait  pas  hésiter  à  les  adopter,  s'ils  présen- 
taient sous  d'autres  rapports  les  mêmes  avantages.  Or,  malheureusement 
c'est  là  une  question  que  le  temps  peut  seul  décider  d'une  manière  défini- 
tive. Ajoutons  que  la  confection  de  ces  tuyaux  étant  une  industrie  bre- 
vetée S  que  leur  qualité  dépendant  à  un  haut  degré  des  soins  apportés  à 
la  fabrication,  une  grande  réserve  nous  est  naturellement  împosé<3  sur  la 
question  de  préférence.  Depuis  quatre  ans  que  nous  sommes  dans  le  ser- 
vice municipal,  nous  avons  été  fréquemment  consulté  par  des  maires,  par 
des  ingénieurs,  non-seulement  de  France,  mais  de  pays  étrangers,  sur  les 
avantages  et  sur  les  inconvénients  que  pouvait  présenter  l'emploi  des 
tuyaux  en  tôle  plombée.  Il  nous  a  semblé  que  la  seule  manière  de  répondre 
à  ces  nombreuses  questions  était  de  faire  constater  par  un  procès-verbal 
officiel  1  état  de  la  plus  ancienne  portion  de  conduite  posée  ù  Paris,  et 
de  laisser  le  public  tirer  les  conclusions.  Il  résulte  de  ce  procès-verbal  * 

<  Il  paraît  que  tout  ou  partie  des  brevets  est  expirée,  car  nous  venons  de  recevoir  des  pros* 
pectus  d*un  concurrent. 

■  Voici  ce  procès-verbal  : 

«  Le  26  novembre  1851 ,  en  présence  de  M.  Fingénieur  en  chef  directeur  du  service  muni- 
cipal de  la  ville  de  Paris,  ainsi  que  de  MM.  les  ingénieurs  en  chef  et  de  MM.  les  ingénieurs  ordi- 
naires et  inspecteurs  des  eaux ,  il  a  été  procédé  au  relèvement  d'une  portion  (de  3",25  de  lon- 
gueur) de  la  conduite  en  tôle  et  bitume  dont  la  description  est  donnée  ci-après. 

«  Cette  partie  de  conduite,  composée  de  deux  demi-tuyaux  réunis  par  un  joint  à  vis,  était  posée 
en  terre  à  1  mètre  environ  de  profondeur,  sur  la  place  Walhubert,  à  environ  25  mètres  du  pont 
d'Austeriitz,  c'est-à-dire  dans  la  partie  de  cette  place  la  plus  exposée  au  roulage  des  voitures. 

«  Ce  relèvement  a  été  fait  au  moyen  de  deux  traits  de  scie  pratiqués  perpendiculairement  à 
Taxe  et  de  manière  à  ne  pas  faire  éclater  le  bitume  tant  intérieur  qu'extérieur;  la  couche  inté- 
rieure a  été  trouvée  parfaitement  adhérente  à  la  tôle,  sans  aucune  gerçure  ;  elle  était  recouverte 
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que  rien  n'annonçait  un  commencement  de  détérioration  dans  la  portion 
de  conduite  relevée.  Nous  ajouterons  que^  depuis  cette  époque ,  M.  Cha- 
meroy  a  posé  dans  la  ville  de  Paris  un  grand  nombre  de  conduites  y  et 
qu'aucune  circonstance  ne  s'est  révélée  qui  puisse  infirmer  les  termes  du 
procès-verbal. 

Quand  on  prend  le  parti  d'employer  les  tuyaux  de  ce  système^  on  est 
obligé,  pour  leur  confection,  d'avoir  recours  à  l'inventeur;  nous  n'avons 
donc  aucun  détail  à  donner  pour  les  soins  à  prescrire  dans  une  fabrication 
qu'on  ne  peut  ni  diriger  ni  surveiller.  Il  en  est  de  même  de  tout  ce  qui 
concerne  l'assemblage,  la  pose  et  la  manière  de  faire  les  branchements  ; 
nous  n'ajouterons  à  ce  que  nous  avons  dit  à  ce  sujet,  n""  91,  et  aux  prescrip- 
tions qu  on  trouvera  dans  le  devis  d'entretien  (art.  11),  que  quelques  mots 
relativement  aux  avantages  de  ce  système  sous  le  rapport  de  la  dépense. 

Il  ne  faudrait  pas,  en  jetant  les  yeux  sur  les  séries  de  prix  qu'on  trou- 
vera dans  le  chapitre  suivant,  supposer  l'économie  produite  par  les  tuyaux 

d'un  dépôt  solide  se  détachant  facilement  et  d'une  épaisseur  de  0«,001  au  maximum.  La  couche 
extérieure  du  bitume  enveloppait  complètement  le  tuyau;  en  certains  points  elle  portait  quelques 
empreintes  résultant  de  la  pression  du  sol.  Après  avoir  enlevé  les  deux  couches  tant  intérieures 
qu'extérieures,  la  tôle  plombée  a  été  trouvée  dans  un  état  parfait  de  conservation.  Les  joints 
longitudinaux  et  transversaux,  formés  au  moyen  de  rivets  et  de  soudures,  ont  offert  une  grande 
résistance  au  burin  pour  ouvrir  le  tuyau  suivant  une  génératrice,  et  il  a  été  plus  facile  de  couper 
la  tôle  à  côté  du  joint  que  de  faire  sauter  les  rivets  et  la  soudure. 

«  La  tresse  en  filasse  enduite  de  minium  qui  fermait  le  joint  n'était  pas  altérée.  Le  pas  de  vis  a  pu 
se  dévisser  avec  la  plus  grande  facilité. 

«Le démontage  d'un  tuyau  en  fonte  de  0»,30  de  diamètre  sur  le  parcours  de  la  même  conduite, 
aux  abords  du  pont  d'Austeriitz  (côté  de  la  place  Mazas),  a  permis  de  reconnaître,  pour  chaque 
tuyau,  l'existence  d'un  dépôt  intérieur  semblable  à  celui  qui  recouvre  la  surface  interne  du  tuyau 
en  tôle  et  bitume  précité.  Ce  dépôt,  dont  l'épaisseur  était,  à  très-peu  de  chose  près,  la  même 
dans  les  deux  tuyaux,  présentait  toutefois  une  surface  plus  inégale,  c'est-à-dire  plus  raboteuse, 
dans  le  tuyau  de  fonte,  v 

ROTE  SUR  LE  MODE  d'6TABUSSEMENT  DE  tk  CONDUrTE  EN  TÔLE  ET  BITUME  SE  0",30  DE  DIAMÈTRE, 
DONT  FArr  MENTION  LE  PROCÊS-TERBAL  CI-DESSUS. 

«En  exécution  d^un  arrêté  préfectoral  en  date  du  17  décembre  1840,  il  a  été  posé  à  titre 
dressai,  dans  le  courant  du  mois  de  mars  1841,  une  conduite  en  tôle  et  bitume  de  0'*,30  de  dia- 
mètre sur  le  pont  d'Austerlitz,  franchissant  avec  amorces  dans  les  terres  sur  une  longueur  totale 
de231«,40. 

«  Cette  conduite  est  en  tôle  plombée,  revêtue  intérieurement  d'une  couche  de  bitume  de  0»,002 
d'épaisseur,  et  extérieurement  d'une  hélice  de  corde  recouverte  de  bitume  avec  gravier,  le  tout 
sur  une  épaisseur  de  0*,016;  chaque  tuyau,  de  2",50  de  longueur,  est  formé  dans  sa  longueur  de 
deux  feuilles  de  tôle  assemblées  à  rivets  et  soudure;  le  joint  longitudinal  est  également  rivé  et 
soudé;  chaque  extrémité  porte  un  pas  de  vis,  l'une  mâle  et  l'autre  femelle,  en  métal  composé  » 
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de  ^le  et  bitume  proportionnelle  à  la  différence  des  pris^  èa  mktte  jûouNift 
de  conduite  dans  les  deux  systèmes.  Cela  n'est  vrai  que  pour  iâs  tuyaux 
droits;  or^  non-seulement,  dans  une  distribution  Jes  tuyaux  nesout  pas  toute 
I^  diépense,  attendu  qu'il  y  a  des  robinets,  des  ventouses,  àos  veguds,  d^s 
réservoirs,  des  branchements  en  plomb, etc.,  etc.,  mais  même  une  conduite 
conjporte  toujours  des  pièces  de  sujétion,  des  tuyaux  de  raecojrd,  des  /cu- 
lottes, pour  lesquelles  on  est  obligé  souvent  d'avoir  recours  à  la  foute,  £9  epà 
réduit  rimporlance  de  l'économie  relative.  Cette  économie  est  doue  iràs^- 
différente^  suivant  les  travaux  qu'on  a  à  faire;  quoi  qu'il  en  soft,  elle  eft 
encore  très-considérable,  et  nous  fournissons  tous  les  élémeots  nécessaires 
pour  l'apprécier.  Enfin  nous  devons  faire  connaître,  1®  que  les  tuyaux  qui 
pprtent  des  tubulures  ne  peuvent  pas  jètre  vissés  au  refus,  parce  qu'on  eat 
obligé  d'arrêter  le  vissage  au  point  qui  donne  une  position  conveneble  k  h 
tubulure,  ce  qui  rend  le  joint  moins  solide  ;  2""  que  les  prises  d'eau  sur 
les  tuyaux,  que  la  conservation  et  le  remploi  do  fi^nx  qui  opt  |été déposés 

fondu  sur  la  tôle;  ie  pas  de  vis  femelle  est  dans  un  manchon  également  en  tôle  plombée;  ce 
manchon  est  rivé,  soudé  sur  le  corps  du  tuyau.  Ont  signé  :  d 

{Suivent  les  signatures  des  ingénieurs  et  inspecteurs  du  service  municipal  de  Paris,) 

Nous  croyons  devoir  ajouter  au  procès -verbal  précédent  un  certificat  de  notre  collègue  du 
département  du  Rhône.  On  lira  avec  intérêt  cette  dernière  pièce,  rédigée  par  un  ingénieur  aussi 
compétent. 

«  Je  soussigné,  ingénieur  en  chef  du  département  des  Bouches-du-Rhône,  directeur  du  canal 
de  Marseille,  certifie  que  les  conduites  en  tôle  enduites  de  bitume  posées  depuis  le  26  juil* 
let  1851  jusqu'au  19  mars  1852,  sur  une  longueur  de  45,300  mètres,  par  MM.  Chameroy  et  C^*, 
dans  le  territoire  de  Marseille,  pour  le  service  de  la  distribution  des  eaux  du  canal  de  la  Durance, 
oi^t  fait  jusqu'à  ce  jour  un  bon  service  et  ont  convenablement  résisté  aux  pressions  les  plus  fortes 
qu'elles  ont  eu  à  supporter. 

«  Dans  la  ville  même,  une  de  ces  conduites,  exposée  à  une  pression  de  onze  atmosphères^  a 
été  récemment  établie  par  M.  Giiameroy,  qui  l'a  confectionnée  avec  un  soin  particulier,  en  rap- 
prochant les  rivets  les  uns  des  autres  et  employant  une  tôle  un  peu  plus  épaisse  qu*à  l'ordinaire. 

«  Cette  conduite,  en  ^charge  depuis  deux  ff^ ,  {ooLCtiaon»  biea;  plusieurs  des  tuyaux  qui  la 
composent,  soumis  à  l'épreuve  de  la  presse  by4fauUqaiB,  09t  supporté  sans  aucune  perte  une 
pression  de  trente  atmosphères. 

a  Le^  joints  des  tuyaux  de  toutes  ces  conduites  se  ^pt  toujai^rs  montrés  parfaiteipefit  ét^AC^^. 

a  Je  constate  également  que  plusieurs  des  tuyaux  eç  tôle  ^i  bitume,  coi^pés  d'après  ipps  Qr^§& 
sur  différents  points  du  territoire  de  Marseille,  ont  été  trouvés  en  parfait  état  de  CQn^^tio^, 
extérieurement  et  intérieurement. 

tt  Marseille,  le  7  janvier  1853. 

<i  L'ingénieur  en  chef  du  département^  directeur  dtf  canal  de  Mar^gilk, 
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sont  Utirn^  moins  t»c\\ës  qrië  pour  la  fonte.  Ce  ne  soiit  pas  là  des  motifs 
pottr  lie  pas  se  seiyit  des  tuyaux  de  tôle  et  bîtume,  maïs  on  doit  les  mettre 
60  balance  avec  letits  aTantâges  spéciaux,  qui  sont  une  économie  no- 
table, UDè  j>0S&à  froid  prompte  et  facile,  et  une  sécurité  complète  à  l'égard 
dès  tubehJtilêfs  ferragitieux. 

146.  Les  tuyaux  de  fonte  ont  en  leur  faveur  une  expérience  séculaire; 
tous  les[  fondeurs  savent  les  fabriquer,  totis  les  plombiers  peuvent  les  poser, 
le»  assembler,  les  percer,  les  réparer  ;  leur  bonne  ou  mauvaise  qualité  est 
faoHei  constater  avant  l'emploi,  leurs  débris  ont  une  valeur  vénale  assez 
importante  :  tels  soM  les  plrincipaux  motifs  qui  maintiennent,  malgré  Félé- 
vation  de  leur  prix,  l'usage  de  ces  tuyaux  concurremment  avec  ceux  de  tôle 
et  bitume.  Ajoutons  que  cette  élévation  de  prix  est  en  grande  partie  tin  ré- 
sultat artiâciel  des  lois  de  douane,  et  que  si  des  tarifs  plus  libéraux  venaient 
à  être  adoptés,  elle  se  trouverait  considérablement  atténuée.  De  plus,  un 
des  gi-aiids  éléments  de  la  dépense  des  tu^^aux  de  fonte  résulte  du  mode 
d'assemblage,  qui  exige  beaucoup  de  plomb,  et  qu'il  est  probable  qu'on 
parviendra  à  trouver  un  procédé  beaucoup  plus  économique.  Nôusavotis  été 
témoin  de  divers  essais  en  caoutchouc,  en  colle...,  qui,  sous  le  rapport  de 
l'étanchéité  des  joints,  ne  laissent  rien  à  désirer;  reste  la  question  de  durée, 
que  le  temps  peut  seul  décider.  Nous  devons  faire  remarquer  en  effet 
qu'une  des  causes  qui  s'opposent  au  perfectionnement  des  procédés  éco- 
nomiques de  canalisation,  c'est  que  les  conséquences  de  l'insuccès  d'une 
expérience  sont  tellement  graves,  qu'on  n'ose  jamais  la  faire  que  sur  des 
dimensions  très-restreintes,  et  qu'ensuite  il  faut  beaucoup  de  temps  pour 
en  apprécier  la  valeur.  Donc,  tout  ce  que  peut  espérer  l'inventeur  d'un 
noitaveau  système^  c'est  un  essai  immédiat  sur  une  petite  étendue,  et  un 
succès  à  demi-constaté  au  bout  d'une  dizaine  d'années.  Personne  ne  veut 
courir  les  chances  d'exécuter  une  canalisation  importante  avec  uri  système 
qui  iï'a  pas  fait  ses  preuves.  Les  inventeurs,  découragés,  s'exercent  peu 
dans  une  industrie  où  il  faut  attendre  aussi  longtemps  pour  réussir.  De 
l'ensemble  de  ces  considérations  il  résulte  que  les  tuyaux  de  fonte  seront 
probablement  encore  longtemps  employés.  C'est  par  ces  motifs  que  nous 
allons  décrire  les  procédés  et  les  soins  en  usage  dans  la  distribution  de  Paris 
pouf  là  pose  de  ces  tuyaux. 

147.  Lorsque  les  tuyaux  sont  livrés  par  le  fondeur,  on  les  essaye  à  tine 
pression  déterminée  (Voirie  chapitre  VIII).  Si  on  se  servait  d'air  comprimé 
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pour  la  produire,  ce  qui  serait  commode  sous  certains  rapports^  Topération 
offrirait  de  graves  dangers,  parce  que  le  tuyau  pourrait  voler  en  éclats, 
en  cas  de  rupture;  l'eau,  au  contraire,  perdant  toute  son  élasticité  dès 
qu'elle  peut  se  dilater ,  ne  saurait  occasionner  d* accident,  c'est  pour  cela 
qu'on  s'en  sert  ordinairement.  L'appareil  pour  les  essais  se  compose  d'un 
châssis  (planche  13)  composé  de  deux  plaques  de  fonte  réunies  par  deux 
ou  trois  tirants.  Une  de  ces  plaques  est  fixe;  l'autre ,  mobile  et  placée  sur 
un  petit  chariot,  peut,  au  moyen  d*une  vis  de  pression,  serrer  le  tuyau 
assez  fortement  pour  que  l'eau  ne  puisse  pas  s'échapper  par  le  joint  que 
forment  deux  matelas  convenablement  garnis  de  cuir  et  de  corde  gou- 
dronnée. Au  centre  de  la  plaque  fixe  correspond  un  tuyau  de  plomb  qui, 
mis  en  communication  soit  avec  un  réservoir  plus  élevé ,  soit  avec  une 
pompe,  sert  à  remplir  le  tuyau  à  éprouver.  Un  petit  trou  ménagé  dans  la 
plaque  opposée,  et  qu'on  ferme  avec  une  cheville  de  bois  quand  le  tuyau 
est  plein,  donne  issue  à  l'air.  Le  tuyau  une  fois  rempli,  on  ferme  le  robinet 
qui  mBt  le  tuyau  de  plomb  en  communication  avec  le  réservoir,  et  on  ouvre 
celui  qui  correspond  à  la  presse  hydraulique  ;  on  la  fait  alors  agir  jusqu'à 
ce  que  Teau  jaillisse  par  une  soupape  qui  accuse  la  pression  par  le  poids 
dont  elle  est  chargée.  On  n'obtient  ainsi  qu'une  pression  momentanée, 
parce  que  la  moindre  variation  de  volume  amène  une  détente;  pour  la  pro- 
longer, il  faudrait  mettre  le  tuyau  en  communication  avec  un  réservoir  d'air 
d'une  certaine  capacité,  mais  c'est  une  précaution  à  laquelle  on  n'a  pas 
recours  ordinairement.  On  rebute  le  tuyau  s'il  se  fend,  s'il  se  perce  à  l'en- 
droit d'iftie  soufflure,  ou  s'il  donne  lieu  à  des  suintements.  Une  machine  à 
essayer  coûte  2,000  fr,,  y  compris  la  presse,  qui  entre  pour  400  fr.  dans 
cette  dépense.  Cette  partie  de  l'appareil  se  trouve  dans  le  commerce  ;  elle 
est  d'ailleurs  trop  connue  pour  avoir  besoin  d'être  décrite. 

Outre  cet  essai  préalable,  on  en  fait  souvent  un  autre  dans  la  tranchée, 
avant  que  la  conduite  soit  recouverte  de  terre,  pour  s'assurer  de  la  parfaite 
étanchéité  des  joints  (Voir  le  devis  dans  le  chapitre  suivant);  mais,  dans  les 
distributions  nouvelles,  cet  essai  n'est  pas  toujours  facile  à  faire,  parce 
qu'on  ne  peut  se  procurer  l'eau  nécessaire;  à  Paris  même,  on  se  contente  de 
mettre  la  conduite  en  charge  au  moyen  des  tuyaux  voisins,  ce  qui  est  bien 
loin  de  donner  la  pression  de  10  atmosphères  à  laquelle  les  tuyaux  sont 
essayés.  Il  est  essentiel,  lorsqu'on  fait  l'essai  dans  la  tranchée,  d'arrêter  so- 
lidement le  tuyau  d'extrémité,  pour  empêcher  le  déboîtement  des  joints. 
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148.  La  première  opération  de  la  pose  des  tuyaux  consiste  dans  Fou  ver* 
ture  de  la  tranchée»  qui  doit  avoir  partout  une  profondeur  suffisante  pour 
que  l'eau  soit  à  l'abri  de  la  gelée.  On  lui  donne  ordinairement  à  Paris 
1",40  au-dessus  du  tuyau.  Si  la  voie  publique  dans  laquelle  elle  est  ou- 
verte, a  de  légères  inflexions  de  pente,  on  doit  chercher  à  les  faire  disparaître, 
autant  que  possible,  dans  le  nivellement  de  la  conduite,  surtout  en  ce  qui 
concerne  les  contre-pentes.  Nous  ne  reviendrons  pas  ici  sur  les  conditions 
que  doit  remplir  ce  nivellement  par  rapport  à  la  ligne  de  charge,  qui  doit 
toujours  être  supérieure  au  terrain  pour  que  les  fuites  soient  apparentes, 
et  sur  les  précautions  à  prendre  aux  points  d'inflexion,  car  ce  sont  là  des 
prévisions  du  projet  dont  nous  croyons  avoir  suffisamment  signalé  l'impor- 
.tance  dans  les  chapitres  précédents.  La  tranchée  doit  nécessairement  avoir 
une  largeur  suffisante  pour  que  les  ouvriers  puissent  descendre  jusqu'au 
fond  ;  si  le  tuyau  est  un  peu  gros,  cette  largeur  ne  suffit  pas  pour  faire  le 
joint,  on  l'augmente  alors  après  coup,  au  droit  de  l'assemblage,  en  forme 
de  niche.  Les  tuyaux  une  fois  descendus,  il  s'agit  de  faire  les  joints. 

Les  tuyaux  de  fonte  étaient  autrefois  assemblés  à  brides,  c'est-à-dire 
que  leur  extrémité  portait  une  couronne  percée  de  trous,  comme  le  repré- 
sentent plusieurs  figures  des  planches  14, 15  et  16.  Entre  les  deux  brides, 
on  plaçait  une  rondelle  en  plomb,  qu'on  serrait  avec  des  boulons  d'au- 
tant plus  nombreux  que  le  diamètre  des  tuyaux  était  plus  grand.  Si  on 
imagine  une  conduite  ainsi  assemblée ,  on  reconnaîtra  qu'elle  forme  un 
système  rigide  et  invariable  ;  c'est-à-dire  que  si  elle  est  placée  entre  deux 
points  fixes,  tout  changement  de  forme  ou  de  longueur  qui  dépasse  l'élas- 
ticité du  métal  doit  amener  une  rupture.  Or,  le  changement  de  longueur, 
par  reflet  de  la  dilatation,  et  celui  de  forme,  par  suite  du  tassement  ou 
de  l'ébranlement  du  sol,  sont  à  peu  près  inévitables.  Pour  remédier  à  Tin- 
convénient  de  la  dilatation,  on  plaçait  autrerois,  de  distance  en  distance 
dans  la  longueur  de  la  conduite,  des  tuyaux  dits  compensateurs,  dans  les- 
quels le  reste  de  la  conduite  s'avançait  ou  se  retirait,  suivant  sa  tempé^ 
rature  ;  mais  c'était  là  un  palliatif  insuffisant  :  les  fractures  et  les  fuites 
étant  encore  trop  nombreuses,  à  cause  de  la  rigidité  de  la  conduite  entre 
deux  compensateurs ,  on  a  fini  par  adopter  le  joint  à  emboîtement.  Â  la 
seule  inspection  des  figures  des  planches  14,  15  et  16,  on  reconnaît 
que  ce  joint  foi*me  une' espèce  de  genou,  qui  permet  à  la  conduite  de 
pouvoir,  sans  se  rompre,  se  dilater,  se  contracter  et  dévier  de  sa  position 
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normale.  Le  joint  à  bride  n'est  donc  plas  qu'une  exception,  qui,  à  ce  (itre, 
ne  saurait  à^oir  d'inconyénient.  Ce  joint  est,  du  reste*  indispensable  pour 
permettre  d'intercaler  les  robinets  et  autres  pièces  nécessaires  à  la  distri- 
bulion,  et  pour  faciliter  en  même  temps  la  dépose  de  la  conduite^  comiiie 
nous  l'expliquerons  tout  à  l'heure. 

Une  conduite  part  en  général  d'une  tubulure  ménagée  sur  une  phis 
grosse  conduite.  Cette  tubulure  est  à  bride,  pour  pouvoir  être  fermée 
provisoirement  par  une  plaque  pleine  ;  le  premier  tuyau  est  alors  à  bride 
et  cordon,  le  second  à  emboîtement  et  cordon,  etc.,  etc.  Si  on  juge  à 
propos  de  mettre  un  robinet  à  l'origine  de  la  conduite,  ce  robinet  étant  à 
double  bride^  rien  n'est  changé  dans  l'ordre  des  tuyaux;  si  le  robinet  est 
placé  dans  le  cours  de  la  conduite,  on  met,  au  lieu  d'un  tuyau  à  em- . 
boitement  et  cordon,  un  tuyau  à  emboîtement  et  bride,  puis  le  robinet, 
puis  un  tuyau  à  bride  et  cordon,  etc.^  etc. 

On  procède  de  la  même  manière ,  que  la  pose  ait  lieu  en  tranchée  ou 
en  galerie.  Dans  cette  dernière  circonstance,  surtout  lorsque  les  galeries 
servent  d'égout,  il  est  commode  d'employer  des  consoles,  qui  ne  gênent 
pas  le  cours  de  l'eau  et  permettent  de  nettoyer  le  radier.  Nous  donnons, 
dans  la  planche  19,  les  dessins  des  consoles  en  fonte  en  usage  dans  le 
service  municipal,  et  dont  la  forme  et  les  dimensions  sont  calculées  d'a- 
près le  diamètre  des  conduites  qu'elles  doivent  supporter  ;  on  trouvera  leur 
poids  dans  le  chapitre  suivant.  Une  précaution  essentielle,  lorsqu'on  pose 
en  galerie,  c'est  d'attacher  la  conduite  aux  pieds-droits  par  des  agrafes  qui 
ne  lui  permettent  pas  de  sortir  de  sa  direction,  quand  elle  y  est  sollicitée 
par  les  coups  de  bélier  qui  résultent  de  la  fermeture  des  robinets.  Nous 
n'entrerons  pas  dans  d'autres  détails  au  sujet  de  la  pose  des  tuyattx  de 
fonte  ;  nous  croyons  que  la  meilleure  manière  de  les  présenter  est  de  re- 
produire textuellement  les  pièces  ofiBcielles  qui  servent,  à  Paris,  de  base 
aux  adjudications  des  travaux  neufs  et  des  travaux  d'entretien,  et  qui  con- 
tiennent toutes  les  conditions  de  bonne  exécution  qu'une  longue  expé- 
rience a  suggérées  ;  les  ingénieurs  y  trouveront  en  même  temps  des  types 
qui,  à  l'aide  de  légères  modifications,  leur  permettront  d'abréger  la  ré- 
daction des  cahiers  des  charges  pour  l'exécution  des  distributions  dont  ils 
pourraient  être  chargés.  Outre  les  textes,  qu'on  trouvera  dans  le  chapitre 
sbivant,  nous  donnons,  dans  les  planches  14  à  22,  les  dessins  des  tuyaux 
les  plus  fréquemment  employés,  et  de  toutes  les  pièces  accessoires  rela- 
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tives  ày chacun  de$  diaipètres.  4  l'aide  de  ces  dessins  exactement  cotés  et 
des  renseignements  fourni^  dans  Je  texte,  il  sera  facile  de  faire,  en  cas 
de  besoin,  le  même  travail  pour  d'autres  dimensions  et  de  commander 
toutes  les  pièces  4'une  di9tril>ption  dans  une  fonderie  quelconque. 

149.  Pour  déposer  hs  tuyaux  »  on  pl^ce  sous  le  joint  une  feuille  de 
tôle  couverte  de  charbons  qu'on  enroule  autour  de  la  conduite.  En  al- 
lumant le  charbon^  on  fait  couler  le  plomb;  mais,  pour  extraire  un  tuyau, 
il  faut  que  cette  opération  soit  répétée  sur  un  certain  nombre  de  joints; 
on  tire  alors  )a  conduite  perpendiculairement  à  son  axe ,  et  on  arrive 
ainsi  à  déboîter  un  bout  de  tuyau.  Cette  opération  est  assez  longue 
et  assez  dispendieuse,  car  le  plomb  esf,  ordinairement  perdu;  c'est  ce  qui 
fait  qu'on  se  résigne  souvent  à  briser  un  tuyau,  d'autant  plus  facilement 
qu'en  chauffant  le  joinf,  comme  nous  venons  de  le  dire,  il  arrive  quel- 
quefois qu'on  fait  éclater  le  tuyau.  Le  tuyau  à  bride  sa  démonte  beau-r 
coup  plus  facilement,  il  suffit  de  couper  les  boulons  gu  ciseau,  car  il  est  rare 
qu'au  bout  d'un  certain  temps  on  puisse  déyisser  le^  écrouô;  on  peut  ainsi 
enlever  un  seul  tuyau  parfaitement  intact;  c'est  pour  avoir  cette  facilité 
qu'on  en  intercale  quelques-uns  dans  la  longueur  des  conduites. 

150.  Une  conduite  qui  p'aboutit  pas  à  un  réservoir  se  termine  ordinai- 
rement par  une  bride,  pour  qu'qn  puisse  la  fermer  par  une  plaque  pleine. 
Si  cette  plaque  est  en  fonte,  on  met  une  rondelle  en  plomb  comme  pour  le 
joint  à  bride,  les  boulons  traversent  la  bride  et  la  plaque;  si  la  plaque  est 
en  plomb  et  tient  lieu  de  rondelle,  on  la  boulonne  sur  une  bride  en  fer  en 
forme  de  couronne.  Ce  dernier  système  est  plus  commode,  en  ce  qu'il 
permet  de  souder  sur  la  plaque  un  tuysp  de  plomb  à  l'aide  duquel  on 
fait  l'ossai  des  joints. 

151.  £|'est  ^insi  qpe  sq  pratique  1%  ppsi;  normalp  â»$  tuyaux ,  mais  les 
sujétiops  imposjêes  par  les  localités  oblig^nt  d'ayoû'  quelquefois  teeours 
à  d'autres  systèmes.  Lorsqu'on  a  démonté  une  portion  de  conduite,  pour 
ôter  un  tuyai)  cassé  ou  poqr  y  intercaler  soit  qn  robinet,  soit  un  tuyau  à 
tubulure,  on  est  obligé  de  faire  un  raccord,  c'est-à-dire  de  rétablir  la  con- 
duite entre  deux  points  qui  ne  se  trouvent  yas  à  des  distances  convena- 
bles, c'est  alors  qu'on  emploie  le  manchon  simple.  Imaginons  qu'on  ait 
deux  tuyaux  à  réunir  par  les  extrémités  qui  portent  des  cordons;  avant  de 
ipe^tre  en  place  l'un  des  tuyaux,  on  y  fera  glisser  un  manchon  qu'on  ramè- 
nera ensuite  sur  les  cordons,  où  il  formera  double  emboîtement  et  donnera 
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un  moyen  facile  de  former  le  joint.  Le  cordon  n'étant  pas  indispensable  pour 
former  un  bon  jointe  on  rassemble  de  la  même  manière  des  tuyaux  coupés 
de  longueur  convenable  pour  combler  les  lacunes^  ce  qui  dispense  de  faire 
fondre  des  tuyaux  spéciaux.  On  se  sert  du  manchon  à  coquilles  lorsque  les 
tuyaux  sont  fêlés  ou  cassés  sur  de  petites  étendues;  la  réparation  se  fait 
ainsi  sans  dépose  de  tuyaux.  On  fait  sauter  les  brides  au  ciseau,  lorsqu'elles 
doivent  être  enveloppées  par  des  manchons.  Nous  donnons,  dans  la  plan- 
che 20,  les  dessins  des  divers  manchons  en  usage  à  Paris. 

152.  Ce  que  nous  avons  dit  des  tuyaux  droits  s'applique  aux  tuyaux 
courbes,  qui  s'assemblent  entre  eux  et  avec  les  tuyaux  droits,  soit  avec  des 
brides,  soit  avec  des  emboîtements  (Planches  17  et  18).  Lorsqu'il  ne 
s'agit  que  de  légères  déviations,  en  ayant  une  rondelle  de  plomb  obliqua 
pour  les  brides,  et  en  faisant  dévier  les  axes  au  moyen  du  jeu  que  pré- 
sente l'emboîtement  dans  les  tuyaux  de  ce  dernier  système,  on  forme  des 
polygones  dont  les  angles  sont  plus  ou  moins  prononcés,  et  qui  dispensent 
souvent  d'avoir  recours  aux  tuyaux  courbes.  Ainsi,  en  général,  cet  artifice 
de  pose  suffit  parfaitement  dans  les  rues  sinueuses. 

153.  Les  embranchements  principaux  se  font  ordinairement  au  moyen 
de  tuyaux  portant  une  tubulure  venue  à  la  fonte  (Planche  18).  Quand 
on  pose  une  conduite  maîtresse,  il  est  prudent  de  placer  un  de  ces  tuyaux 
au  droit  de  chaque  rue,  qui  tôt  ou  tard  aura  nécessairement  son  embran^ 
chement;  on  ferme  provisoirement  la  tubulure  par  une  plaque  pleine.  On 
peut  aussi  mettre  simplement  un  tuyau  à  bride,  qu'on  remplace  facilement 
par  un  tuyau  à  tubulure,  quand  cela  est  nécessaire.  Lorsqu'aucune  de  ces 
précautions  n'a  été  prise  et  qu'on  ne  veut  pas  démonter  la  conduite,  on 
fait  le  percement  du  diamètre  voulu,  et  on  y  applique  une  tubulure  en 
plomb  à  double  bride;  celle  qui  s'adapte  sur  la  conduite  est  cylindrique 
et  épouse  la  forme  du  tuyau;  un  collier  à  lunettes  la  serre  sur  sa  surface, 
de  manière  à  la  rendre  parfaitement  étanche;  sur  la  seconde  bride,  on  as- 
semble soit  un  tuyau  de  plomb,  soit  un  tuyau  de  fonte,  suivant  le  dia- 
mètre qu'on  veut  donner  au  branchement.  Les  figures  3,  4  et  5  de  la 
planche  VII,  2"*  partie,  repifsentent  ce  mode  de  branchement.  Il  est  fré- 
quemment employé  pour  les  branchements  particuliers,  lorsqu'on  ne  se 
serf  pas  de  conduite  à  mamelons  taraudés.  On  rabat  un  collet  formant  bride 
à  l'extrémité  du  tuyau  de  plomb,  et  on  applique  cette  bride  sur  la 
conduite  principale,  ainsi  qu'il  vient  d'être  expliqué.  Mais  ce  travail  est 
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assez  dispendieux,  lorsqu'il  a  lieu  sur  de  grosses  conduites,  à  cause  de  la 
dimension  à  donner  aux  colliers;  on  peut  se  servir  alors  d'un  autre  mode, 
qui  consiste  à  percer  la  fonte,  à  tarauder  loriâce  et  à  y  visser  un  bout  de 
tuyau  de  bronze,  dont  une  extrémité  porte  un  pas  de  vis,  et  dont  l'autre 
se  termine  soit  par  une  partie  conique,  soit  par  une  bride  sur  laquelle  on 
assemble  le  branchement.  Pour  le  succès  de  ce  procédé,  il  faut  que  la 
fonte  présente  une  certaine  épaisseur  ;  de  plus,  le  taraudage  sur  place  de- 
mande un  outillage  spécial  qu'on  n*a  pas  toujours  à  sa  disposition.  C'est  par 
ce  double  motif  que,  depuis  quelques  années,  dans  le  service  de  Paris,  on 
établit  à  l'avance,  dans  une  partie  renflée  du  tuyau,  un  trou  taraudé  que 
l'on  ferme  provisoirement  avec  un  tampon  de  métal  fusible.  Lorsqu'il 
s'agit  de  faire  une  prise  d'eau,  il  suffît  de  dévisser  le  tampon  et  de  le  rem- 
placer par  un  robinet  qui  porte  le  môme  pas  de  vis. 

Les  dessins  de  tuyaux,  planches  14,  15  et  16,  représentent  tous  ces 
détails. 

La  dépense  d'un  tampon  peut  s'évaluer  ainsi  : 

Tampon  pesant  0^,30  à  0^,32,  composé  de  3/7  de  plomb,  3/7  de  zinc, 

i/7d'élain« 0^,374 

Fonte,  façon,  coupage  de  rondelles 0,06S 

Rondelle  en  cuir •  •  .   .  0,031 

Ck^mbustîble,  faux  frais 0,03 

Total  pour  le  bouchon  métallique 0^,50       J 

Percement  et  taraudage  du  trou  chez  le  fondeur 0 ,40 

Total CÔO 


S'il  devait  y  avoir  autant  de  prises  d'eau  que  de  tampons  métalliques, 
ce  système  donnerait  lieu  à  une  très-grande  économie,  puisqu'il  dispen- 
serait d'une  dépense  de  20  francs  environ  par  prise  d'eau.  Mais,  sur  cei"- 
taines  conduites,  beaucoup  de  ces  mamelons  restent  sans  emploi,  et  le  sur- 
croît de  dépenses  qu'ils  occasionnent  est  sans  compensation.  Ce  procédé  est 
surtout  avantageux  lorsque  les  conduites  sont  d'un  fort  diamètre  et  qu'on 

On  noas  adresse  d'Amiens  des  tampons  presque  entièrement  détruits  par  Toxydation.  Le  même 
inconvénient  ne  s'est  pas  encore  manifesté  à  Paris,  quoique  ce  système  y  soit  appliqué  depuis 
12  ou  13  ans.  Gela  tient-  il  à  la  nature  de  Teau  ou  à  une  différence  de  composition  des  tampons 
métalliques?  C'est  ce  que  nous  n*aYons  pu  encore  yérifier  ;  quoi  qu'il  en  soit,  c'est  un  fait  à  prendre 
en  considération  pour  apprécier  le  système. 
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s'attend  à  un  grand  nombre  de  branchements  partiouIiei*s«  Partout  ailleui-s, 
les  inconvénients  nous  paraissent  compenser  les  avantages,  et  peut^-ètre 
serait*il  préférable  ou  de  ne  pas  percer  le  tuyau,  ou  de  faire  venir  à  la  fonte 
dans  toute  sa  longueur  une  nervure  plate  de  0"',06  de  largeur,  sur  la- 
quelle,  aux  endroits  les  plus  commodes  pour  la  distribution,  se  feraient  les 
troud  taraudés. 

Pour  n'avoir  pas  à  revenir  sur  ce  sujet,  mentionnons  ici  les  divers  ou*^ 
vrages  qui  sont  la  conséquence  d'une  prise  d'eau  pour  orifice  public  ou 
pour  orifice  particulier. 

ttf4.  Ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit,  les  petits  branchements  qui  vont 
des  oonduiteA  auit  orifices,  étant  obligés  de  suivre  des  directions  contour- 
nées et  ne  conduisant  qu'une  petite  quantité  d'eau,  se  font  ordinairement 
en  plomb.  La  confection  de  ces  tuyaux  a  été  perfectionnée  depuis  quel- 
ques années;  on  fait  sortir  le  métal,  fortement  pressé,  par  une  filière 
circulaire  dans  laquelle  s'engage  un  mandrin  qui  forme  le  noyau  du  tuyau. 
Pour  faciliter  cette  opération,  on  chauffe  légèrement  le  récipient  qui  con- 
tient le  plomb.  Les  tuyaux  ainsi  obtenus  sont  d'une  épaisseur  uniforme 
et  parfaitement  cylindriques.  Leur  longueur  varie  d'après  leur  diamètre, 
attendu  qu'ils  contiennent  en  plomb  la  capacité  du  récipient.  On  assemble 
les  tuyaux  de  plomb  de  deux  manières  :  à  chaud,  par  la  soudure;  à  froid, 
avec  deâ  brides  mobiles. 

Itftt.  Pour  l'assemblage  à  soudure,  on  fait  légèrement  pénétrer  les  deux 
tuyaux  l'un  dans  l'autre  en  coupant  leur  extrémité  en  sifflet,  en  dedans 
pour  l'un,  en  dehors  pour  Pautre  ;  puis  on  fait  ce  qu'on  appelle  un  nœud 
de  «oudurdi  en  versant  l'alliage  en  fusion  sur  les  extrémités  des  tuyaux,  que 
le  plombier  maintient  en  présence^  au  moyen  d'un  linge. 

L'assemblage  à  bride  s'obtient  en  passant,  dans  les  deux  bouts  de  tuyaux, 
des  anneaux  percés  de  deux  ou  trois  trous,  suivant  leur  diamètre  ;  puis,  à 
l'aide  d'un  maillet  et  en  chauffant  légèrement  l'extrémité  du  tuyau,  on 
rabat  sur  ces  brides  un  collet  circulaire.  Lorsque  les  deux  collets  sont  bien 
dressés,  on  tes  serre  l'un  sur  l'autre,  à  l'aide  des  boulons  passés  dans  les 
trous  des  brides.  Au  besoin,  on  intercale  une  rondelle  en  cuir  gras. 

On  assemble,  suivant  ces  deux  systèmes,  tes  tuyaux  de  plomb  avec  les 
robinets,  c'est-à-dire  avec  les  bouts  de  tuyaux  qui  accompagnent  toujours 
ces  appareils.  Si  le  i*obinet  porte  une  bride,  on  rabat  un  collet  sur  une  bride 
mobile  et  l'on  réunit  le  tuyau  au  robinet  à  l'aide  de  boulons.  Si  le  i*obinet 
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ne  porte  pas  de  bride,  son  extrémité  légèrement  conique  peut  pénétrer  dans 
le  tuyau  de  plomb,  ou,  si  elle  est  évaiée^  le  recevoir  dana  son  intérieur. 
Après  avoir  convenablement  découpé  la  surfbce  du  tuyau  pour  amener  le 
oontact,  on  fait  un  nœud  de  soudure  sur  le  joint. 

Il  est  indispensable  de  placer  un  robinet  à  Torigine  ou  aussi  près  que 
possible  de  l'origine  de  chaque  branchement  desservant  un  orifice.  Sans 
cet  appareil,  il  faudrait  arrêter  Teau  sur  la  conduite,  c'est-à-dire  inter- 
rompre le  service  général  de  cette  conduite  pour  la  moindre  réparation  à 
faire  sur  ce  branchement. 

156.  n  y  a  dans  une  distribution  quatre  espèces  de  robinets  :  les 
robinets  d'arrêt,  de  décharge  et  de  jauge,  placés  dans  le  courant  des 
conduits,  et  le  robinet  de  puisage,  placé  à  l'extrémité  des  branchements. 
On  donne  à  chacun  de  ces  robinets  diverses  formes,  suivant  leur  desti- 
nation et  le  diamètre  des  conduites  dont  ils  font  partie»  La  forme  type 
est  celle  du  robinet  à  boisseau  (voir  le  Vocabulaire  de  Genieys  et  la  plan<<- 
cbe  25),  elle  est  connue  de  tout  le  monde,  parce  qu'elle  est  le  plus  fré- 
quemment employée  pour  les  robinets  de  puisage  dont  on  se  sert  tous  les 
jours*  Elle  n'est  plus  en  usage  dans  les  robinets  d'arrêt  que  pour  les  dia- 
mètres de  0',06  et  au-dessous  ;  pour  de  plus  grands  diamètres,  le  dévelop- 
pement des  surfaces  en  contact  étant  trop  considérable,  la  manœuvre 
de  ces  robinets  ne  se  fait  plus  qu'avec  la  plus  grande  difficulté* 

Occupons-nous  d'abord  des  petits  diamètres;  si  la  prise  d'eau  s'opère  au 
moyen  d'un  trou  taraudé,  on  visse  sur  le  tuyau  même  une  extrémité  du 
robinet  préparée  à  cet  effet,  c'est-à-dire  portant  un  pas  de  vis  et  un  collet. 
Un  anneau  de  cuir  gras,  place  entre  ce  collet  et  la  conduite,  assure  l'étan- 
chéité.  Si  le  trou  est  vertical,  la  branche  du  robinet  est  coudée,  de  manière 
que  le  carré  du  robinet  soit  horizontal  et  la  clef  verticale,  le  tuyau  de 
plomb  est  alors  assemblé  à  la  suite  du  robinet. 

Si  la  prise  est  faite  avec  collier,  on  réunit  le  robinet  au  bout  de  tuyau 
pris  dans  le  collier,  soit  par  une  soudure,  soit  par  collet  battu,  ainsi  que 
nous  l'avons  expliqué  plus  haut, 

La  plupart  des  conduites  étant  noyées  dans  le  sol,  on  manœuvre  leurs 
robinets  d'arrêt  à  boisseau  au  moyen  d'une  bouche  à  clef  (planche  25).  On 
établit  d'abord  autour  du  robinet  une  petite  chambre  eu  briques,  qu'on  dé^ 
signe  sous  le  nom  de  tabernacle .  Le  carré  de  cette  chambre  est  recouvert  par 
un  bout  de  planche  percée,  sur  laquelle  repose  la  bouche  à  clef.  Elle  est 
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formée  d'un  tuyau  en  cœur  de  chêne  ou  en  orme  de  0"',20  de  diamètre, 
percé  d'un  trou  cylindrique  de  O'^fOSl,  et  frété  par  en  haut  d'un  cercle  en 
fer  forgé,  de  O^'^OSS  sur  O'^^OOS  d'épaisseur.  Le  trou  du  tupu  est  fermé 
par  un  tampon  en  fonte,  ajusté  dans  une  boîte  de  même  métal  adaptée  à  l'o- 
riiice  supérieur  du  trou  du  tuyau,  et  retenu  par  une  chaîne,  pour  qu'il  ne 
soit  pas  enlevé.  On  scie  la  bouche  à  clef  de  longueur,  pour  que  sa  partie  su- 
périeure ai&eure  le  pavé.  Quand  on  veut  manœuvrer  le  robinet,  on  soulève 
le  tampon  et  on  introduit  dans  le  tuyau  une  clef  suffisamment  longue. 

Les  robinets  d'arrêt  à  boisseau  peuvent  aussi  faire  l'office  de  robi- 
nets de  décharge,  si  Ton  pratique  à  angle  droit  sur  Tœil,  du  côté  de 
l'orifice,  un  petit  trou  qui  cprresponde  à  la  partie  inférieure  de  la  clef 
et  par  lequel  l'eau  du  branchement  puisse  s'écouler  quand  le  robinet  est 
fermé;  une  rondelle  échancrée,  dite  heurtoir,  enfilée  dans  la  partie  in- 
férieure de  la  clef  et  venant  buter  contre  un  talon  adapté  au  boisseau, 
limite  la  rotation  de  ces  robinets  à  un  quart  de  cercle,  de  manière  que 
quand  ils  sont  fermés  ils  ne  peuvent  vider  que  la  portion  de  branche- 
ment correspondant  à  l'orifice.  On  comprend  que,  s'ils  étaient  libres, 
on  pourrait,  en  les  fermant,  mettre,  sans  le  vouloir,  la  conduite  princi- 
pale en  décharge,  et  par  suite  inonder  le  sol  environnant. 

On  coiffe  les  robinets  sous  bouche  à  clef  d'un  chapeau  en  fonte,  qui  fait 
porter  le  poids  de  la  clef  sur  le  boisseau.  Cette  clef  étant  assez  lourde, 
lorsque  le  robinet  est  à  une  grande  profondeur,  si  on  la  plaçait  directement 
sur  le  cône  qui  entre  dans  le  boisseau,  elle  finirait  par  l'y  enfoncer,  et  par 
suite  la  manœuvre  deviendrait  difficile  ou  impossible. 

157.  L'établissement  d'un  orifice  public  exige  donc  les  travaux  sui- 
vants :  l^  prise  d'eau  sur  la  conduite,  soit  sur  tubulure  venue  à  la  fonte, 
soit  sur  mamelon  taraudé,  soit  au  moyen  d'un  percement  et  d'un  collier; 
2""  établissement  d'un  robinet  d'arrêt  et  de  décharge  aussi  près  que  pos- 
sible de  la  prise;  3""  tuyau  terminé  par  un  robinet  de  puisage.  Ordinaire- 
ment ou  fait  ce  tuyau  en  plomb,  lorsqu'il  doit  être  court,  avoir  un  petit 
diamètre,  et  présenter  de  nombreuses  sinuosités;  mais,  en  dehors  de  ces 
circonstances,  on  peut  employer  la  fonte  ou  la  tôle  plombée. 

Un  branchement  particulier  exige  les  mêmes  travaux  à  l'origine,  c'est- 
à-dire  prise  d'eau  et  robinet  ;  mais,  à  Paris,  la  clef  de  ce  robinet  ne  devant 
pas  rester  entre  les  mains  de  l'abonné,  ce  dernier  est  obligé  d'avoir  un 
second  robinet  pour  pouvoir  arrêter  Teau  en  cas  d'accident  ou  de  répara- 
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tien  sans  avoir  recours  aux  agents  de  l'administration  des  eaux.  Dans  une 
?ille  où  l'abonné  pourrai!  promptement  recourir  à  ces  agents,  ce  second 
robinet  ne  serait  pas  nécessaire.  Il  va  sans  dire,  du  reste,  que,  dans  au- 
cun cas,  l'abonné  ne  peut  avoir  la  clef  du  robinet  de  prise  d'eau,  puisqu'il 
faut,  en  cas  de  cessation  de  l'abonnement  et  de  fermeture  de  robinet  par 
l'administration,  qu'il  ne  soit  pas  possible  dei  Touvrir  frauduleusement^ 
Les  robinets  d'arrêts  particuliers  doivent  donc  avoir  un  carré  plus  petit 
que  ceux  du  service  public. 

158.  Lorsqu'une  concession  est  jaugée,  on  place  sur  le  branchement, 
outré  les  robinets  précédents,  un  robinet  de  jauge.  Il  y  en  a  de  plusieurs 
systèmes.  Celui  qui  est  en  usage  à  Paris  (planche  21)  n'est  autre  chose  qu'un 
robinet  ordinaire  dont  la  clef  est  percée  d'un  très-petit  trou,  auquel  on 
donne,  par  expérience,  le  diamètre  nécessaire  pour  que  le  débit  par  vingt- 
quatre  heures  soit  égal  à  celui  qui  est  concédé.  Un  petit  grillage  précède 
la  clef  et  empêche  les  ordures  d'obstruer  l'orifice  de  jauge.  Ce  robinet  est 
placé  entre  deux  robinets  d'arrêt  qui  permettent  de  retirer  la  clef  et  de 
nettoyer  le  filtre.  Une  plaque  de  fer,  assemblée  à  charnière  sur  la  partie 
supérieure  de  ces  robinets  et  percée  de  trois  trous  correspondant  aux  carrés 
des  clefs  des  robinets,  les  maintient  ouverts.  Elle  est  elle-même  arrêtée  par 
un  cadenas,  dont  la  clef  reste  dans  les  mains  de  l'admmistration. 

i89.  Pour  les  conduites  au-dessus  de  0",06  les  robinets  d'arrêt  sont 
fermés  par  une  vanne  qui  se  lève  et  s'abaisse  au  moyen  d'une  vis.  Tout  le 
mécanisme  est  renfermé  (planches  21  et  22)  dans  une  boite  en  fonte,  com- 
posée de  quatre  parties  reliées  entre  elles  parades  boulons  qui  serrent  des 
bandes  de  plomb  enduites  de  peinture  au  minium. 

Les  faces  de  la  vanne,  légèrement  inclinées,  pour  qu'elle  forme  coin 
lorsqu'elle  est  fermée,  portent  une  saillie  circulaire  parfaitement  dressée 
qui  correspond  à  une  saillie  semblable  de  la  paroi  intérieure  de  la  boite. 
Pour  assurer  le  contact  de  ces  saillies,  on  y  adapte  des  cercles  en  cuivre 
qu'on  a  dressés  en  les  faisant  glisser  l'un  sur  l'autre  jusqu'à  ce  que  le  con- 
tact soit  parfait.  Cet  ajustage  demande  du  soin  et  par  conséquent  beaucoup 
do  main-d'œuvre:  c'est  pour  qu'il  puisse  se  faire  plus  facilement  que  la 
botte  qui  contient  le  robinet  se  divise  en  quatre  parties,  et  est  toujours  en 
fonte  de  deuxième  fusion.  L'écrou  en  cuivre  est  adapté  à  la  vanne;  pour 
que  le  mouvement  de  rotation  de  la  vis  ne  la  fasse  pas  tourner,  elle  porte 
des  oreilles  qui  glissent  le  long  de  deux  rebords  saillants  de  la  boîte. 
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'    La  vis  ejfi  cuivre  qui  n'a  qu'un  mouvement  de  rotation  tourae  dans  un 
UufiSng  box  fixé  sur  la  partie  supérieure. 

Les  dessins  exacts  des  robinets-vanne  des  planches  21  et  22,  tels  qu'on 
les  exécute  dans  le  service  de  Paris,  nous  dispensent  d'entrer  dans  plus 
de  détails  au  sujet  du  mécanisme  de  ces  appareils*  Ce  n  est  qu'après 
de  longs  tâtonnements  qu'on  est  parvenu  à  en  arrêter  les  diverses  dis^ 
positions.  En  effet,  il  n'est  pas  facile  d'avoir,  sur  une  conduite  soumise  à 
une  forte  pression,  des  robinets  parraitement  étanches,  qui  ferment  des 
deux  côtés  et  dont  la  manœuvre  soit  Tacile*  Le  système  que  nous  venons 
de  présenter  satisfait  à  ces  conditions,  mais  il  laisse  encore  à  désirer  sous 
plusieurs  rapports  et  nous  espérons  qu'il  subira  dans  la  suite  quelques  per^ 
fectionnements.  D'abord,  comme  on  le  verra  dans  le  chapitre  suivant,  le 
prix  de  ces  appareils  est  très-élevé,  et  se  trouve  même  augmenté  par  la 
nécessité  de  les  placer  dans  un  regard,  ainsi  que  nous  Texpliquerons 
plus  loin  ;  ils  occupent  beaucoup  de  place  en  hauteur,  et  cela  est  souvent 
un  embarras  pour  les  grosses  conduites  ;  la  boite  de  forme  rectangU'* 
laire  ne  résisterait  pas  à  une  grande  pression  sans  une  très^forte  aug- 
mentation d'épaisseur  :  la  vis  enfermée  dans  la  botte  a  besoin  d'être 
manœuvrée  souvent  pour  que  sa  surface  ne  se  couvre  pas  de  dépôts; 
enfin ,  rien  n'indique  à  l'extérieur  la  position  du  robinet  qui ,  par  la 
négligence  d'un  fontainier,  peut  rester  à  demi  ouvert.  Ce  dernier  incon- 
vénient est  assez  grave;  parce  que,  outre  la  gêne  qui  résulte,  pour  la  dis- 
tribution, d'une  ouverture  incomplète,  le  fontainier  qui  revient  pour  fer- 
mer, n'ayant  pas  fait  le  nombre  de  toura  voulu,  croit  que  la  vanne  n'est 
pas  à  fond  et  brise  le  robinet  en  faisant  un  effort  considérable  sur  la 
vis.  Dans  une  distribution  complexe,  comme  celle  de  Paris,  où  beaucoup 
de  conduites  sont  en  communication,  il  n'est  pas  toujours  facile  de  re<- 
connaître  si  un  robinet  est  fermé  ou  ouvert,  parce  que  l'eau  peut  arriver 
par  diverses  directions.  Nous  croyons  inutile  de  faire  connaître  les  diverses 
tentatives  que  se  proposent  de  faire  les  ingénieurs  du  service  municipal 
pour  améliorer  le  robinet-vanne  actuel,  parce  que,  dans  cette  matière,  les 
idées  n'ont  de  valeur  que  lorsqu'elles  sont  sanctionnées  par  l'expérience. 
Il  nous  paraît  préférable  de  faire  connaître  le  système  de  clapets  d'arrêt 
employé,  dans  la  distribution  de  Marseille»  par  M.  de  Montricher.  Nous 
en  empruntons  la  description  et  les  dessins  (planches  23  et  24)  au  porte- 
feuille de  l'Ecole  des  ponts  et  chaussées  : 
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«  Le  clapet  d'arrêt  est  composé  d'une  botte  cylindrique  destinée  à  être 
posée  vorlicalement  ef  prolongée  par  deux  tronçons  do  conduites  coudées 
à  la  conduite  principale. 

Le  cours  de  Teau  se  dirige  de  A  en  B  (planche  23),  de  telle  sorte  que,  le 
clapet-étant  fermé,  la  pression  agit  en  dessus,  ce  qui  arrête  la  commu- 
nication entre  les  deux  parties  de  la  conduite  et  forme  un  joint  étanche. 

Le  clapet  cylindrique  C  en  fonte,  muni  de  deux  saillies,  glisse  dans  les 
guides  «a,  et  est  garni  en  dessous  d'une  rondelle  c  en  gutta-percha,  repo^ 
sant  sur  l'arête  du  tuyau  cylindrique  légèrement  arrondi»  et  bien  dressée 
et  polie  sur  le  tour. 

La  tige  en  bronze  D  est  attachée  au  clapet  et  est  pourvue  d'un  pas  de  vis 
triangulaire. 

Un  couvercle  en  fonte  E  est  boulonné  sur  la  botte  du  clapât  avec  lequel 
le  joint  est  opéré  au  moyen  d'un  anneau  en  caoutchouc  vulcanisé,  serré 
contre  la  saillie  circulaire  d  du  cercle. 

La  garniture  Y  en  gutta-percha  serre  le  joint  de  la  petite  botte  à  étoupe  G^ 

Le  couvercle  H  de  la  botté  à  étoupes  est  attaché  au  corps  de  la  botte  à 
l'aide  des  petits  boulons  dd. 

Ces  boulons,  pourvus  d'une  lige  triangulaire  &>,  s'ajustent  eu  glissant  par 
une  ouverture  latérale  ménagée  dans  la  botte. 

Le  couvercle  porte  une  anse  en  fonte  en  travers  de  laquelle  pAsse  la  tigt 
en  bronze  qui  se  meut  dans  uu  écrou  I,  rivé  en  dessous  et  pourvu  en  des-» 
sus  d'une  saillie  qui  l'empêche  de  se  rapprocher  du  couvercle. 

On  remarquera  que,  la  pression  agissant  sur  le  clapet,  c'est  au  moment 
où  on  le  lève  que  le  plus  grand  effort  est  à  vaincre  ;  c'est  dans  6e  but  quA 
la  saillie  de  l'écrou  est  placée  sur  l'anse,  puisque  le  plus  grand  effort  de  U 
vis  tend  à  rapprocher  l'écrou  du  couvercle. 

Lorsque  le  clapet  se  ferme,  au  contraire,  la  pression  de  l'eau  vient  eU 
aide  au  mouvement,  et  la  vid  n'a  prévue  pas  de  résistance  à  vaincre  :  une 
simple  rivure  suflit  dès  lors  à  maintenir  en  place  l'écrou. 

Toute  la  fonte  de  cet  appareil  est  plongée  encore  tiède  dans  du  goudrod 
bouillant  ;  cette  préparation,  qu'elle  subit  deux  fois,  est  destinée  à  la  ga» 
rantir  des  effets  de  Toxydation. 

L'avantage  capital  de  cet  appareil  consiste  dans  la  lacilité  que  l'oA 
trouve  à  entretenir  la  vis,  qui  est  toujours  apparente. 

Le  prix  eu  est  très^peu  élevé  ;  le  tableau  suivant  le  fait  connaître  : 
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Pour  les  clapets  d'arrêt  destinés  aux  conduites  de  C^^SO,  C^^Sô  et  C^SO 
de  diamètre ,  la  pression  serait  trop  forte  dans  une  conduite  soumise  à 
une  charge  d'eau  de  huit  atmosphères  et  en  employant  une  soupape  pleine^ 

On  a  remédié  à  cet  inconvénient  de  la  manière  suivante  (planche  24)  : 

La  soupape  qui  recouvre  le  cylindre  vertical  de  0°',25  de  diamètre 
intérieur  est  composée  de  deux  pièces  réunies  au  moyen  de  boulons;  la 
partie  inférieure  Â  forme  le  joint  sur  le  tuyau,  à  l'aide  d'une  rondelle  de 
gutta-percha. 

La  partie  supérieure  B  est  évidée,  pour  laisser  passer  Teau  injectée, 
lorsque  la  soupape  G  se  lève. 

Cette  soupape  G  commence  à  se  mouvoir  lorsque  Ton  tourne  la  vis;  elle 
recouvre  un  vide  circulaire  de  O"",!  15  de  diamètre,  et  son  mouvement  ne 
cesse  que  lorsqu'elle  rencontre  par  sa  partie  supérieure  la  partie  inférieure 
(xa  de  la  grande  soupape;  à  ce  moment,  et  si  l'on  continue  à  tourner  la  vis, 
la  grande  soupape  se  lève  à  son  tour  et  le  tuyau  de  0"',25  se  remplit* 

La  pression  de  l'eau  agit,  comme  toujours,  par-dessus,  et  l'on  voit  que 
dans  ce  système,  pendant  la  première  période  du  mouvement,  cette  pres-« 
sion  s'exerce  sur  une  soupape  qui  n'a  que  0",16  de  diamètre.  Gette  sou-- 
pape  levée,  la  pression  se  reporte  sur  la  seconde  soupape,  qui  n'a  qu'une 
surface  de  0"%039,  vide  intérieur  déduit. 
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Les  clapets  de  chasse  sont  faits  d'après  les  mêmes  principes  \n 
Si  l'oD  compare  les  prix  précédenls  k  ceux  des  robinets-yannede  Paris 
(voir  le  chapitre  suivant),  ou  trouvera  qu'ils  ne  sont  guère  qu'un  peu  plus  de 
moitié  ;  de  plus,  la  sortie  de  la  vis  annonce  au  dehors  le  degré  d'ouverture, 
et  permet  de  faire  un  graissage  à  l'extérieur.  Ce  sont  là  des  avantages  in- 
contestables ;  mais  la  fermeture  ne  nous  parait  hermétique  que  d*un  côté* 
Or,  comme  nous  Tavons  dit,  on  a  besoin  de  fermer  tantôt  d'un  côté,  tantdt 
de  l'autre.  Le  mouvement  de  l'eau,  contrarié  par  des  changements  brusques 
dé  direction,  doit  donner  lieu  à  des  dépôts  et  à  une  forte  perte  de  charge;  et 
si  Ton  se  résignait  à  ce  dernier  inconvénient,  rien  ne  serait  si  facile  que  de 
dimi(iuer  la  dépense  des  robinets-vanne,  eu  réduisant  leurs  diamètres,  au 
moyen  de  troncs  de  cône  opposés  par  le  sommet.  Ce  sont  des  observations 
que  BOUS  croyons  devoir  soumettre  à  l'appréciation  des  ingénieurs. 

160.  Nous  avons  dit  (n""  143)  que  quand  les  conduites  aboutissent  à  des 
réservoirs,  on  est  dans  l'usage  de  les  faire  déboucher  par  le  fond,  pour  pou- 
voir profiter  de  toute  letu*  hauteur,  et  pour  que  l'air  puisse  s'échapper  facile- 
ment des  conduites.  On  les  ferme  alors  par  une  bonde  de  fond  dont  les  dis- 
positions rappellent  celles  du  clapet  de  Marseille.  La  bonde  se  manœuvre  au 
moyen  d'un»  tige  qui  s'élève  au  niveau  de  la  partie  supérieure  du  réservoir 
(planche  12).  Le  contact  a  lieu  sur  des  cercles  en  cuivre,  coupés  en  biseau 
et  parfeitement  drossés.  Nous  ferons  remarquer  que  leur  fermeture  ne  peut 
^tre  hermétique  que  du  côté  du  réservoir,  parce  que  la  pression  contribue 
ii  la  fçrmeture;  du  côté  de  la  conduite,  au  contraire,  elle  tend  à  soulever 
la  bonde;  on  place  alors  extérieurement  au  réservoir,  et  à  peu  de  distance, 
des  robinets<*vann6»  Au  lieu  de  faire  le  joint  de  la  bonde  au  moyen  de 
deux  couronnes  de  cuivre  ajustées  Tune  sur  Tautre,  on  pourrait,  comme 
k  Marseille,  fixer  un  anneau  de  caoutchouc  ou  de  gutta-^percha  sous  le 
(lapfit  supérieur  j  cet  anneau,  pressé  sur  les  bords  saillants  du  tuyau  infé-- 
rieur,  rendrait  le  joint  parfaitement  étanclie.  Cette  disposition  serait  moins 
dispendieuse  que  la  précédente, 

161.  Les  robinets-vanne ,  c'est*à-dire  ceux  qui  ont  un  diamètre  de 
plqa  de  0"»,06  *,  sont  placés  dans  des  chambres  en  maQonnerie  quiper- 

'  6P  consultant  u  pi^ipche  24,  on  vq)T9  quQ  le  mêrni)  système  d»  fermeture  a  été  adopté  pour 
jes  boroei-fontaines. 

*  Pour  p%  dispenser  d^  la  construction  toujours  dispendieuse  d'un  regard,  on  se  contente,  à  Paris 
fit  fiiM  l«s  brancheMBladfs  tuyaux  de  On.OSl,  au  moyen  de  robinato  i  boîssmi  de  0«,06  ave 
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mettent  de  les  réparer  et  de  le»  entretenir  sArtf;  faire  de  tranchée  wir  la 
toie  publique.  Quant  à  la  manœuvre^  on  tronre  plaft  commode  aujourd'hui 
de  la  faire  au  moyen  d'anebonche  àclef  qui  correspond  au  catré  de  la 
vanne,  et  dispense  d'entrer  dans  le  regard.  Ces  petits  ouvrages  en  maçon- 
nerie sont  asses  dispendieux^  et  lor^u'ils  ne  sont  pas  en  eomrnunkMltion 
avec  un  égout,  ils  nécessitent  des  curages  assez  fréquents;  ce  serait  dorié 
un  progrès  que  de  se  dispenser  de  les  établir,  et  de  les  remplacer  par  de 
simples  bouches  à  clef,  montées  sur  des  tabernacles  de  briques  qui  envelop- 
peraient le  robinet.  Mais  cela  n'^st  pas  possible  avec  les  robineta^vanne 
aeto^,  dont  le  stuffing  box  a  bewin  d'être  graissé  de  temps  en  temps, 
et  4iui,  par  leur  grand  nombre  de  joints^  donnent  lien  à  des  faites  aëMz 
fréquentes. 

Les  regards  construits  poor  le  service  de  la  dBatribution  de  Pferis 
ont  la  forme  d'un  parallélipipède  rectangle.  Leurs  dimensions  varient 
flh^ec  le  diamètre  et  le  nothbre  des  robinets;  et  il  arrive  souvent  qu'aux 
branchements  de  conduites  plusieurs  robinets  se  trouvent  réonis,  et  peu» 
vent  être  desservis  par  le  même  regard.  11  est  à  désirer  que  les  robin^ 
soient  Verticaux,  percé  que  leur  manœuvre  est  beaucoup  plus  facile;  iftais 
cette  condition  n'est  pas  toujours  remplie,  à  cause  de  la  hauteur  du 
pavé*. 

Ces  regarda  sont  garnis,  au  fond,  d'ane  cooébe  de  béton  de  0*«10  d'é- 
paissenf ,  raccordée  avec  celle  de  la  fSondation  établie  au  même  niveau.  La 
couche  de  béton  du  fond  du  regard  est  disposée  en  cuvette^  et  pereée 
d*un  trou  de  0'',10  de  diamètre  pour  la  perte  des  eaux  qui  s'égoutteraient 
do  robinet;  à  ce  trou  correspond  une  pietrée  verticale  formant  puisards 

Les  murs  ont  généralement  pour  épaisseur  moyenne  le  quart  de  la  bail*- 
teur;  ils  sont  construits  en  maçonnerie  de  meulière  et  mortier  de  chaux 
hydraulique;  les  parements  sont  smillés  et  rejointoyés/ 
.  L'ouverture  du  regard  est  fermée  par  un  châssis  en  fonte,  garni  de  son 
tampon.  Ces  pièces,  représentées  par  les  fig.  79  et  80^  ont  été  décrites  à  la 
pag6  167. 

bouche  à  clef.  Le  seul  inconvénient  de  celte  disposition  est  une  perle  de  charge  plus  considérable 
que  celle  qa*eût  donnée  le  robinet- vantre  Je  0",OSf .  If  est  negreftabfé  (fae  Fou  ne  comuMerpris 
Tiiaportmce  des  pertes  de  eliarge  prednile»  paf  ees  étnmgltniente,  pitres  qnfil  art  ffsfeaMs  ^ 
fie  dm  beaacoiip  de  eireoisUnees  en  pourrait  eaifloyef  des  roMasU  dsnl  Fœ»  sertit  stasiM- 
nent  phn  petit  que  le  diamètre  des  condniteS;,  ce  qui  serait  très-économique.        .  . 
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Pour  terminer  ce  qu'il  y  a  à  dire  des  pièces  placées  dans  le  courant  des 
conduites,  il  nous  resterait  à  parler  des  ventouses;  mais  ces  appareils , 
représentés  dans  la  planche  22 ,  étant  suffisamment  expliqués  dans  la 
2''  Partie,  pages  90  et  91,  nous  ne  pouvons  qu'y  renvoyer. 

162.  Nous  allons  parler  maintenant  des  orifices  qui  servent  à  distribuer 
Teau  pour  le  service  public. 

Ceux  dont  l'usage  est  le  plus  fréquent  sont  les  bornes-fontaines.  Voici  la 
description  du  modèle  le  plus  fréquemment  employé  à  Paris,  et  des  ouvrages 
accessoires  qui  en  dépendent  (planche  25). 

Les  bornes  sont  formées  d'un  fût  rectangulaire  reposant  sur  un  socle  de 
même  forme,  et  couronné  par  un  demi-cylindre  dont  Taxe  est  perpendi- 
culaire aux  plans  des  faces  les  plus  larges  du  prisme. 

Le  développement  entier  des  parois  de  la  borne  a  une  épaisseur  uni- 
forme de  0-,012. 

Le  fût  présente  en  plan  une  longueur  de  0'',30,  et  une  largeur  de  0",  14, 
mesurée  extérieurement;  sa  hauteur  est  de  0"',50,  y  compris  le  couronne- 
ment cylindrique. 

Le  socle,  qui  présente  en  plan  une  saillie  de  0^,01  sur  la  face  antérieure 
et  sur  les  deux  faces  latérales  du  fût,  a  0'',44  de  hauteur,  et  se  termine, 
au  pourtour  de  sa  base,  par  une  bride  de  forme  également  rectangulaire 
de  O^'yOSS  de  largeur.  La  bride  est  extérieure  en  avant  et  sur  les  côtés  de 
la  borne,  mais  intérieure  au  bas  de  la  face  postérieure.  Cette  bride,  de 
0*^,02  d'épaisseur,  est  percée  de  cinq  trous,  deux  sur  chaque  face  latérale, 
et  trois  par  devant. 

Sur  la  partie  supérieure  de  la  borne  se  trouve  une  ouverture  de  0*',235 
de  largeur,  laquelle  règne  sur  l'intervalle  entier  compris  entre  les  parois 
antérieure  et  postérieure. 

Dans  ces  faces  latérales,  à  0«,  10  au-dessus  de  la  bride,  on  pratique  deux 
trous  circulaires  de0*,05  de  diamètre,  autour  desquels  il  y  a  extérieure- 
ment un  renfort  d'une  épaisseur  uniforme  de  0'*,005,  disposé  suivant  la 
forme  d'une  bride  à  oreille. 

La  face  extérieure  est  percée  de  trois  trous  ;  le  premier,  placé  au  centre 
du  cylindre  qui  couronne  la  borne,  a  O'^yOS  de  diamètre  ;  il  est  renforcé 
circulairement  sur  0",005  d'épaisseur  et  0",02  de  largeur,  pour  recevoir  la 
bouche  d'eau.  Le  second  trou  rectangulaire,  de  0«,02  de  largeur  sur  0"*,008 
de.  hauteur,  est  placé  au-dessus  du  renfort  du  trou  de  la  bouche.  Le  troî- 
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sième  trou^  de  0*^005  de  diamètre,  est  pratiqué  au-dessus  du  socle,  au 
milieu  de  la  face  antérieure* 

Dans  l'intérieur  de  la  borne,  les  faces  antérieure  et  postérieure  sont  ren- 
forcées de  0",007,  suivant  le  pourtour  de  l'ouverture  de  0*,30|  plus  haut 
mentionnée;  ce  renfort  forme  la  feuillure  de  la  porte,  laquelle  est  cylin- 
drique, en  épousant  la  forme  demi  cylindrique  de  la  borne« 

Le  fond  de  la  borne  est  formé  par  une  plaque  en  fonte  de  O'^yOS  d'épais<* 
seur,  dans  laquelle  sont  pratiqués  sept  trous  correspondant  eiuictement  à 
ceux  de  la  bride  ménagée  à  la  culasse  de  la  borne. 

Celte  plaque  est  dès  lors  rectangulaire  et  de  0*^,42  de  longueur,  sur 
0<*,20  de  largeur. 

Les  bornes-fontaines  sont  adossées  aux  maisons,  aux  murs,  aux  édi- 
fices qui  limitent  la  voie  publique  ;  elles  sont  placées  vis*à-vis  les  points 
culminants  des  ruisseaux  qu'elles  doivent  laver. 

La  pose  se  fait  en  creusant,  dans  l'emplacement  déterminé,  un  trou  dô 
1*  de  longueur  sur  0*,55  de  largeur,  et  0",70  de  profondeur.  Après  la 
pose  de  la  borne,  on  répare  le  pavé  avec  soin  au  pourtour  du  souillard  ^ 
ou  du  trottoir  sur  un  massif  en  béton,  et  on  coule  les  joints  en  bitume, 
après  avoir  chauffé  les  pavés. 

Dans  le  fond  de  la  fouille  creusée,  et  suivant  les  mêmes  dimensions  ho« 
rizontales,  on  forme  un  massif  en  maçonnerie  de  meulière  et  à  bain  de 
mortier  hydraulique  de  0*,45  d'épaisseur.  Les  parements  en  sont  faits  ed 
meulières  plates  et  bien  gisantes,  smillées  avec  soin,  tant  sur  la  face  que 
dans  les  lits  et  joints.  Le  tout  est  recouvert  d'une  couche  ou  chape  en 
même  mortier,  et  suivant  une  pente  de0"^,01. 

Les  cuvettes  adaptées  aux  bornes  placées  sur  les  trottoirs  ont  0*^,33  de 
large,  O'^yôO  de  long  et  0"',25  d'épaisseur.  Elles  sont  refouillées  d'abord 
de  O^'flO  pour  former  un  cul-de-lampe  carré  de  0",28,  lequel  est  fermé 
par  une  grille  à  barreaux  triangulaires,  ensuite  d'une  amorce  de  cani- 
veau qui  sert  de  débouché  au  cul-de-lampe  et  d'origine  à  la  gargouille 
en  fonte. 

Les  gargouilles  ont  une  longueur  suffisante  pour  se  prolonger  jusqu'au 
ras  extérieur  de  la  bordure  en  granit  du  trottoir. 

A  Le  sooillard  est  la  pierre  crettse  qu*oii  place  au  pied  de  la  borne  et  qui  en  reçoit  le  jet.  On 
fait  aussi  des  souillards  en  fonte,  s'assemblantayec  les  gargouilles  qui  conduisent  Tean,  k  trairers 
le  trottoir,  jiisqn^aii  niîssean  conlant  le  long  de  la  bordure. 
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Tous  le»  joints,  tant  des  trottoirs  que  ceux  des  bornes  avec  les  souillatds 
ou  les  murs  auxquels  elles  sont  adaptées,  sont  exécutés  en  ciment  romain. 

Les  bornes  sont  garnies  d'une  porte,  d'une  serrure,  d*une  plaque  de 
fond,  d'une  bouche,  d'une  colonne  en  plomb,  d'un  robinet. 

La  porte  est  formée  d'une  plaque  cintrée  en  tôle  de  O^'yOOIâ  d'épais- 
seur, s'emboitant  exactement  dans  sa  feuillure,  et  mobile  autour  de  deux 
tourillons  fixés  sur  la  porte,  Tun  par  deux  rivets,  l'autre  par  deux  vis  à  tète 
can'ée.  Ces  tourillons  sont  engagés  par  leurs  extrémités  dans  des  trous 
forés  dans  la  borne,  et  tellement  placés  que  la  porte  puisse  s'abaisser  en 
i^'ouvrant  ju^iiu'au  niveau  de  la  borne» 

La  serrure  est  en  bronze,  et  se  compose  :  l""  d'un  palàtre  qui  é|)OUse  la 
jTorme  de  la  porte  avec  entrée,  picolet  et  garnitures;  2*"  d'un  pêne  circu- 
laire embrevé  à  l'axe  pour  servir  de  botte  au  ressort  ;  3""  d'un  foncet  rece- 
vant le  bout  de  la  clef,  et  guidant  la  course  du  pêne  ;  V  d'un  ressort  en 
spirale,  avec  broche  servant  de  guide  au  pêne  et  écrou  à  pans;  S""  de 
trois  vis,  dont  deux  à  tètes  à  chapeau  pour  fixer  la  serrure  sur  la  porte; 
6""  d'un  cache-entrée. 

Le  joint  de  la  plaque  de  fond  se  fait  au  moyen  d'une  rondelle  en  plomb 
et  d'autant  de  boulons  que  la  plaque  comporte  de  trous»  La  rondelle  est 
découpée  exactement  suivant  la  forme  du  joint,  et  a  0"',0045  d'épaisseur, 
sur  O^'^OOS  de  largeur.  Les  boulons  à  écrou,  taraudés,  ont  la  tète  carrée, 
et  0"*,015  de  diamètre. 

.  Les  raccordements  des  trous  latéraux  se  font  au  moyen  de  brides  à 
oreilles  percées  de  deux  trous.  Elles  ont  O^'yOlS  d*épaisseur,  et  sont  fixées 
dans  la  borne  chacune  par  deux  vis  à  tète  carrée  de  CyOi  de  diamètre. 
Les^  joints,  tant  du  fond  que  des  trous  latéraux^  sont  essayés  avant  la  pose 
en  remplissant  les  bornes  d'eau  jusqu'à  l'orifice  de  la  porte. 

Le  boulon  de  bouche  a  la  forme  des  trous  préparcs  dans  la  borne,  et 
est  retenu  par  une  clavette  en  cuivre. 

Dans  l'intérieur  de  chaque  borne  est  placée  une  colonne  en  plomb  de 
0"',027  de  diamètre  intérieur,  laquelle  partant  d'un  des  trous  latéraux, 
vient  se  raccorder  ayec  le  robinet  au  moyen  d'un  collet  battu  et  d'une 
bride  mobile.  La  partie  supérieure  de  la  colonne  est  évasée  progressive- 
ment en  forme  de  cône,  de  manière  à  se  raccorder,  sans  ressaut  brusque, 
avec  le  boisseau  du  robinet* 
L'eau  pénètre  dans  le  robinet  par  la  partie  inférieure  de  la  clef,  et  en 
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sort  par  un  orifice  latéral  pour  arriver  dans  le  bout  du  tuyau  qui  porte  le 
pa^  de  vis  mâle.  Le  boisseau  n'est  ainsi  rallaehé  qu  a  un  seul  bout  de 
tuyau.  La  clef  dp  robinet  esta  cône  renversé,  elle  porte  :  l""  en  dessous,  une 
bride  à  deux  trous  pour  le  raccord  avec  la  colonne;  2"*  en  dessus  une  tête,, 
pour  la  manœuvre  du  robinet.  On  fixe  la  clef  dans  le  boisseau  au  moyen 
d'une  rondelle  et  d  une  clavette.  Les  raccords  du  robinet  avec  la  colonne, 
et  de  celle-ci  avec  la  borne,  se  fpnt  au  moyen  de  cuirs  gras  comprimés  k 
l'aide  des  deux  vis  ou  des  deux  boulons  traversant  les  brides. 

Dans  les  nouvelles  bornes,  les  robinets  coniques  sont  remplacés  pqr  un; 
nouveau  modèle,  dit  à  soupape.  Ces  robinets,  faits  en  bronze,  se  composent 
essentiellement  d'un  boisseau  cylindrique  avec  tubulure  d'équerre  portant 
pas  de  vis  d'incendie,  d'une  soupape  à  coulisso  et  lunette  dont  le  siège  se 
vissedansie  boisseau,  d'un  stuffing  box  ou  boite  à  cuirs*  d'une  vis  de  pres- 
sion agissant  sur  la  soupape,  et  d'un  écrou  faisant  fonction  de  modérateur 
en  réglant  l'ouverture  de  ladite  soupape^ 

Le  mode  d'assemblage  de  ce  robinet  avec  la  borne  et  avec  la  colonne  en 
plomb  est  d'ailleurs  le  même  que  celui  qui  a  été  décrit  ci^dessus. 

Pour  les  bornes  qui  doivent  donner  de  l'eau  à  volonté,  la  tige  du  robi- 
net à  soupape  porte  à  l'extérieur  un  bouton  dit  repoussoir,  à  Taide  duquel 
on  l'abaisse  à  volonté;  un  ressort  la  ramène  à  sa  position,  toute»  les  fois 
que  la  pression  sur  le  bouton  cesse  d'agir  ;  un  écrou  vissé  sur  cette  tige 
limite  sa  course,  et  règle  par  conséquent  l'ouverture  maximum  qù  on  peut 
donner  à  la  soupape  en  appuyant  sur  le  repoussoir. 

Sur  le  filet  qui  termine  l'autre  branche  du  robinet,  s'adapte  une  bouche 
en  fonte  dans  laquelle  a  été  fixée,  lors  de  l'opération  de  la  fusion,  une 
rondelle  en  cuivre  filetée,  La  bouche  est  fixée  à  la  borne  au  moyen  du 
boulon  mentionné  précédemment. 

La  borne  se  raccord.e  avec  la  conduite  en  fonte  au  moyen  d'un  bout  de 
tuyau  en  plomb,  auquel  est  soudé  un  robinet  d'arrêt  et  de  décharge  sous 
bouche  à  clef.  Le  raccord  s'opère  au  moyen  de  brides  mobiles  et  de  cuirs 
gras,  d'un  côté  au  trou  de  la  borne  auquel  aboutit  la  colonne  en  plomb,  et 
de  l'autre  à  la  bride  qui  termine  la  tubulure  de  la  conduite  en  fonte,  des- 
tinée à  alimenter  la  borne. 

163.  Lorsque  l'orifice  public  n'est  pas  destiné  à  donner  de  Teau  pour 
puisage,  on  le  place  dans  une  botte  en  fonte  dite  dégorgeoir,  et  qui  fuit 
partie  de  la  bordure  du  trottoir  (pi.  26).  A  côté  de  cette  pièce  se  trouve  une 
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botte  qui  contient  deux  robinets,  entre  lesquels  se  trouve  une  bouche  d'in* 
cendie.  Pour  laver  les  ruisseaux,  tes  deux  robinets  sont  ouverts;  quand  on 
visse  le  boyau  d'incendie,  on  ferme  le  second  et  on  ouvre  le  premier.  On 
donne  à  ces  appareils  le  nom  de  bouches  sous  trottoirs. 

Les  détails  dans  lesquels  nous  venons  d'entrer,  au  sujet  de  la  pose  des 
bornes-fontaines,  s'appliquent  à  celle  des  poteaux  d'arrosement,  dont  il 
suffît  de  reproduire  les  dessins  (planche  26).  Nous  ferons  remarquer  ce- 
pendant que  la  colonne  est  disposée  de  manière  à  former  réservoir  d'air  et 
à  éviter  l'effet  des  coups  de  bélier  produits  par  la  fermeture  brusque  du 
robinet;  mais  nous  doutons  que  cette  disposition  produise  le  résultat  qu'on 
en  espère  :  l'air,  n'étant  pas  renouvelé,  doit  se  dissoudre  dans  l'eau  et  être 
entraîné  avec  elle.  Les  poteaux  d'arrosement  sont,  au  reste,  d'un  usage  beau- 
coup moins  fréquent  que  les  bornes-fontaines  ;  nous  ajouterons  que  celles-ci 
peuvent  les  remplacer  jusqu'à  un  certain  point.  L'arrosement  des  voies  pu- 
bliques de  Paris  ayant  pris  depuis  quelques  années  une  grande  extension, 
le  nombre  des  poteaux  s'est  trouvé  insufiBsant,  on  a  été  obligé  d'avoir  re- 
cours aux  orifices  de  bornes-fontaines.  Il  a  suffi,  pour  cela,  de  visser  un 
tuyau  de  cuir  au  pas  de  vis  d'incendie,  et  de  faire  dégorger  ce  tuyau  dans 
le  tonneau  d'arrosement.  Lorsqu'on  prévoit  cet  usage  des  bornes,  il  est 
bon  de  donner  au  branchement  un  plus  fort  diamètre,  5  à  6  centimètres. 
Le  temps  que  le  tonneau  met  à  se  remplir  représente  une  dépense,  il 
est  donc  important  de  l'abréger. 

Tous  les  robinets  de  puisage  public  sont  disposés  de  manière  à  ce  qu'on 
puisse  y  visser  un  tuyau  d'incendie,  ainsi  que  le  représentent  les  dessins 
que  nous  en  donnons.  Mais  lorsque  ces  orifioes  sont  trop  éloignés,  on  éta- 
blit des  orifices  spéciaux  qui  n'ont  que  cet  usage.  Ils  sont  renfermés  dans 
des  bottes  de  fonte,  comme  les  bouches  sous  trottoir,  et  n'en  diffèrent  que 
par  leur  position  dans  des  murs  verticaux.  II  estrare  que  ces  orifices 
soient  assez  multipliés  et  qu'on  ait  une  pression  suffisante  pour  lancer 
l'eau  directement  sur  les  maisons  incendiées  ;  ils  servent  seulement  au 
remplissage  des  tonneaux  qui  approvisionnent  les  pompes. 

En  donnant  avec  autant  de  détails  la  description  des  ouvrages  de  fon- 
tainerie  employés  dans  la  distribution  de  Paris,  nous  n'avons  d'autre  in- 
tention que  de  faire  connattre  un  certain  nombre  de  ces  appareils,  qui, 
ayant  pour  eux  la  garantie  d'une  assez  longue  expérience,  peuvent  servir 
de  point  de  départ  pour  l'élude  de  nouveaux  systèmes. 


Digitized  by 


Google 


EXÉCUTION  ET  ENTRETIEN  D'UNE  HISTRIBUTION  D'EAU.  275 

Il  est  évidemment  impossible  d'entreprendre  la  description  do  tous  les 
joints,  de  tous  les  robinets,  de  toutes  les  soupapes,  de  toutes  les  bornes-fon- 
taines, qui,  tous  les  jours,  sont  proposés  et  mis  en  essai.  Les  appareils 
de  fontainerie  sont  susceptibles  d'une  infinité  de  combinaisons;  la  plupart, 
fabriqués  d'avance,  sont  des  objets  de  commerce  et  dépendent  plus  du 
métier  de  plombier  que  de  Tart  de  l'ingénieur.  Nous  pensons  que  ce  der- 
nier peut  à  cet  égard  se  contenter  de  notions  générales,  qui  lui  permettent 
de  faire  un  choix  éclairé  parmi  les  nombreuses  dispositions  qui  lui  seront 
proposées  par  les  hommes  spéciaux. 

Des  motifs  semblables  nous  dispensent  de  rien  ajouter  à  ce  qu'on  trou- 
vera dans  la  deuxième  partie,  au  sujet  des  fontaines  monumentales.  Leur 
alimentation  repose  sur  les  mêmes  principes  que  celle  de  tout  autre  orifice 
public;  mais  leur  construction,  leur  ornementation  dépendent  plutôt  de  l'ar- 
chitecture que  de  la  science  de  l'ingénieur  :  elles  font  d'ailleurs  l'objet  de 
traités  spéciaux,  auxquels  on  devra  avoir  recoui*s  en  cas  de  besoin. 

164.  Les  dépenses  d'entretien  d'une  distribution  d'eau  sont  très-va- 
riables, puisqu'elles  sont  complètement  accidentelles.  Nous  ne  parlons  ici 
que  de  l'entretien  du  réseau  des  conduites  et  non  de  ce  qui  concerne  les 
machines  élévatoires,  roues  hydrauliques  ou  machines  à  vapeur;  car,  par- 
tout où  il  y  a  travail  mécanique,  il  y  a  consommation  susceptible  de  se  cal- 
culer. Lorsqu'une  canalisation  est  convenablement  établie,  il  est  impossible 
de  se  rendre  compte  à  priori  des  dépenses  qu'elle  pourra  occasionner,  car 
le  mouvement  de  l'eau  dans  les  conduites  ne  saurait  ni  les  user  ni  les  dété- 
riorer; cependant  des  réparations  assez  fréquentes  et  assez  dispendieuses  de- 
viennent nécessaires.  On  va  voir,  dans  le  tableau  suivant,  qu'il  y  en  a  en 
moyenne,  à  Paris,  461  par  an  pour  un  développement  de  293  kilomètres  \ 
Le  compte  contradictoire  des  dépenses  de  ces  réparations  ne  se  prête  pas  à 
un  métrage  exact;  déplus,  il  faut  que  l'entrepreneur  qui  les  fait  soit  forte* 
ment  intéressé  à  leur  bonne  exécution  ;  c'est  par  ces  motifs  que  l'entretien 
des  conduites  est  depuis  longtemps  l'objet  d'un  forfait,  c'es^à-dire  qu'il  est 
payé  suivant  un  prix  invariable  par  mètre  courant  de  conduite  posée  et  par 
an  ;  c'est  un  abonnement  dont  le  prix  ne  peut  être  qu'une  appi*oximation. 
La  ville  de  Paris,  ayant  grand  intérêt  à  se  rendre  compte  de  l'exactitude  du 

>  Cest  UDe  séparation  par  640">  de  longueur;  roais,  en  défalquant  les  conduites  en  plomb  qui 
appartiennent  à  Tancienne  distribution  de  Paris,  on  peutcompler  moyennement  sui*  une  réparation 
par  kilomètre  et  par  an,  résultat  que  nous  avons  déjà  fait  connaître. 
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cbiffire  portera  Iml  (}'eiitreU6p,  »f0U  tenir  i^ompla,  pendant  trois  ans,  des 
dépenses  faites  par  rentropreneur  pour  laa  réparations  à  sa  charge.  Nous 
présentons  daps  le  tableau  suivant  les  principaux  résultats  statistiques  aux* 
quels  on  est  parvenu  par  ce  travail.  Disons  d'abord  qu'en  compulsant  les 
chiffres  des  tableaux  détaiUét^,  dont  le  suivant  n'est  que  le  résumé,  on  no 
voit  pas  qiie  le  dîaffiètre  influe  ni  sur  le  nombre  ni  sur  la  dépense  des 
réparations,  quelle  que  soit  la  nature  des  conduites. 


NATURE 

|i>|l6UBUl. 

NOM 
DB  RftPi 

BRE 
JIATIOIV 

P*pEîiap 

pn  GOHDUITBS. 

TOTAl, 

par 
kilomètre 

TQT4I* 

par 
réparaUoD 

kllOIDèlK 

1 

2 

I 

4 

i 

6 

f 

Conduite  en  plomb. 

^^»- 

204 

8,27 

3533    » 

M 

f      • 

142,93 

—      en  fonte.. 

246 

227 

0,88 

S625    9 

32,08 

«7,48 

^      en  tôle  et 

bitume 

Totaux  et  moyennes 
générales  ...r*.. 

22 

30 

i,38 

718    » 

23,71 

32,781 

293 

46i 

1,87 

■ 

10876    1» 

23.69 

37,14 

U  est  indispensable  de  présenter  quelques  observations  relativement  à 
ce  tableau,  avant  d'en  tirer  aucune  conséquence  : 

Les  chiffres  des  colonnes  4,  5  et  6,  comprennent  les  dépenses  du  réta- 
blissement du  pavé,  qui  entrent  pour  fS  cinquièmes  dans  le  total  des  répa- 
rations ; 

Les  conduites  de  plomb  sont,  en  général,  en  petit  diamètre,  et  la  plupart 
fort  anoiennea; 

Beaucoup  de  conduites  de  fonte  appartiennent  ^  Tancien  système  des 
tuyaux  à  brides,  qui  donne  lieu  à  plus  de  ruptures  que  le  système  à  emboî- 
tement et  cordon  ;  les  conduites  en  tdle  et  bituiDc  sont  récentes. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  nous  semble  que  les  chiffin^s  de  ce  tableau  mettent 
en  évidence  les  faits  suivants. 

Les  tuyaux  de  plomb  donnent  lieu  à  des  réparations  beaucoup  plusnom- 
breusesque  les  autres  tuyaux  (8  fois  environ)  ;  il  est  vrai  qu'elles  coûtent 
moins,  de  sorte  que  Tentretien  par  kilomètre  n'est  que  5  fois  environ  plus 
considérable.  Gela  tient,  il  fout  le  dire^  à  ce  que,  le  plomb  coûtant  très- 
oher,  on  ne  donne  pas  aux  tuyaux  toute  l'épaisseur  qu'exigerait  le  défaut 
de  ténacité  du  métal. 
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Les  tuyaux  de  fonte  donnent  lieu  au  moins  grand  nombre  de  réparations, 
mais  ce  sont  ceux  dont  les  tfépfÈr^ikftt§  §(fti\èÈ  f^lus  dispendieuses;  cepen- 
dant, toute  compensation  faite,  on  trouve  que  ce  sont  ceux  dont  l'entretien 
présente  îe  pïus  d'économie. 

Les  tuyaux  de  tôle  et  bitume  sont  sujets  à  plus  de  réparations  que  les 
tuyaux  de  fonte,  mais  elles  cotrternt  mmm  cher.  Cependant  Fentretito  par 
kilomètre  est  plus  dispendieux  que  pour  les  tuyaifx  de  fonte^ 

Si  Dousécsirtms  d^eette  compfarais^n  les  fuyatii  de  plomb,  qui  ont  dans 
le«  distribtitîôttâ  irn  tiéage  spéclrtl,  pouf  tië  nottâ  ôcctiper  que  des  tuyaux  dé 
fonte  ef  de  tôle  et  bitume,  nous  arrivons  à  celte  conséquence,  que  les* 
tuyaux  de  fonte  coûtent  moins  cber  d'entretien  ;  mais  eette  dépense  pour 
les  uns  et  pour  les  autres  est  tellement  faible^  qu'on  ne  saurait  y  puiser  un 
DMtif  de  préférence  bien  sérierix.  Nous  devon»  faire  remarqnery  do  Testiez 
qu'en  ce  qui  concerne  les  tuyaux  de  tôle  et  bitume,  l'expérience  a  potfé  sur 
un  trop  petit  ndmbre?  de  kilomètres  pour  étfé  Mert  «onclûanté. 

Leâ  chiffres  du  tableau  expriment  les  dépenses  faites  sur  pïace  on  four- 
nitures de  matériaux  et  main-d'œuvre,  mais  ils  ne  comprennent  pas  les 
frais  générau)^  qu'un  entrepreneur  eai  obligé  de  faire  pour  pourvoir  à  dee 
travami  ausi  McidentelU  el  qui  demandent  unre  grande  promptitude  d'ené^ 
eoticrti,  de  wrtequ'à  Pdpfis  m  est  obligé  de  pkjev  k  ¥etïireprénent  k  pétt 
près  le  double  du  prît  dé  retietit.  Dafis  tes  condfhîons*  de^  (fistrfburions  of- 
dfinaftéS  de  tîHés  moins  importantes,  fe  prix  de  5  centimes  par  mètre  et 
par  an  est  sidllsant,  et  peut  servir  de  base  à  une  adjudication. 

Ce  prix  comprend  les  robinets  d'arrêt  et  de  décharge  plaeés  dans  le  per*- 
cours  des  conduite^  ntôie  il  ne  comprend  pae  le»  autre*  oovrages  seeesu 
Mnmf  pour  fentrief  ieir  desquels^  nous  ttt  pô«v(Wi*  qvte  tenfoyet  nvt  éetis  in  - 
séré  dans  le  chapitre  suivant.  On  conçoît,  du  festé,  qcfe  le  mode  de 
consf Mïction  des  divers  ouvrages  influe  beaucoup  sur  les  dépenses  d*entre- 
tien,  et  qu'en  faisant  connaître  les  prix  du  service  de  Paris  nous  ne  pouvons 
avoir  d'autre  prétention  que  de  fournir  des  points  de  comparaison. 
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CHAPITRE  XIV. 


DOCUMENTS  DIVERS  RELATIFS  A  L'EXÉCUTION ,  A  L'ENTRETIEN  ET  A  L'EXPLOITATION 

DES  DISTRIBUTIONS  DEAU. 


165.  Devis  des  fournitures  de  fontes  pour  l'entretien  ^  et  Tamélioration 
de  la  distribution  de  Paris. 

.  Art.  1*'.  L'entreprise  a  pour  objet  la  fourniture  :  i"*  des  tuyaux  de  divers  diamètres 
employés  dans  les  renouvellements  ou  prolongements  partiels  des  conduites  d'eau  posées 
par  l'adjudicataire  de  l'entretien  des  conduites  de  la  Ville,  ainsi  que  dans  Pentretien  de 
ces  mêmes  conduites;  2"^  des  consoles  servant  de  support  à  ces  tuyaux  dans  les  gale- 
vies;  3»  des  bornes-fontaines,  poteaux  d'arrosement  et  ventouses;  4°  des  manchons, 
soit  ordinaires,  soit  à  coquilles,  employés  dans  la  réparation  des  conduites*,  S"*  des 
châssis  et  tampons  pour  trappes  de  regards  ;  et  généralement  de  toutes  les  fontes  né- 
cessaires à  l'entretien  des  ouvrages  dépendant  du  service  municipal,  soit  à  Tintérieur, 
soit  à  Fextérîeur  de  la  ville  de  Paris,  y  compris  le  dépotoir  de  La  Villette. 

Art.  2.  La  durée  de  l'entreprise  est  fixée  à  trois  ans  et  neuf  mois.  Elle  commencera 
le  i'^  avril  1853  et  finira  le  31  décembre  1856. 

Art.  3.  Le  présent  bail  est  fait  sur  série  de  prix ,  et  le  montant  annuel  des  fourni- 
tures h  faire  reste  complètement  indéterminé ,  en  sorte  que  l'entrepreneur  ne  pourra 
élever  aucune  réclamation  au  sujet  des  variations  que  les  dépenses  pourront  subir.  Ces 
variations  n'auront  de  limites,  en  plus  ou  en  moins,  que  la  nécessité  de  dépenser  chaque 
année  le  montant  des  fonds  alloués  pour  l'exécution  des  travaux. 

Cependant,  pour  fixer  le  droit  d'enregistrement,  et  sans  que  l'entrepreneur  puisse 
s'en  prévaloir  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  on  ^estime  que  la  dépense  annuelle 
pourra  s'élever  moyennement  à  la  somme  de  60,000  fr. 

Art.  4.  Le  cautionnement  est  fixé  à  la  somme  de  3,000  ir.  Il  sera  fourni,  soit  en 
numéraire,  soit  en  obligations  de  la  Ville  ou  en  rentes  calculées  au  pair. 

Si  le  cautionnement  est  fait  en  argent,  l'adjudicataire  en  recevra  l'intérêt  à  3  pour  400. 
S'il  est  fait  en  rentes,  il  en  recevra  les  arrérages. 

Art.  5.  L'administration  se  réserve  le  droit  de  faire  fournir  par  un  autre  entrepre- 
neur, dans  certains  cas  dont  les  ingénieurs  seront  juges,  les  pièces  d'une  forme  particu- 
lière et  non  prévue. 

Art.6.  Les  tableaux  ci-après  font  connaître  les  dimensions  et  les  poids  des  différentes 
pièces  à  fournir,  lesquelles  devront  avoir  exactement  les  formes  indiquées  sur  les  feuilles 
lithographiées  du  portefeuille  municipal*,  dont  un  exemplaire  sera  remis  à  l'entrepreneur. 

1  Les  travaux  d'une  grande  importance  fontrobjet  de  devis  spéciaux,  tant  pour  la  fourniture  aue  pour  la 

5 ose  des  tuyaux  ;  mais  nous  avons  cru  inutile  de  reproduire  ces  pièces,  parce  qu'elles  ne  sont  que  des  extraits 
es  devis  suivants.  Les  entrepreneurs  de  l'entretien  étant  obligés  d'exécuter  les  travaux  neufs  dont  la  dépense 
ne  dépasse  pas  un  certain  chiffre,  les  cahiers  des  charges  de  leurs  entreprises  ont  dû  nécessairement  con- 
tenir les  conditions  qu'il  est  nécessaire  de  stipuler  pour  l'exécution  des  travaux  neufs. 

*  Il  s'agit  de  la  collection  qui  contient  les  dessins  cotés  des  (oyaux^  consoles,  robinets  et  antres  pièces  de  fonte 
en  usage  à  Paris,  collection  à  laquelle  l'atlas  de  cet  ouvrage  a  emprunté  un  grand  nombre  de  documents. 
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POIDS  DES  TUYAUX  ET  DE  LEURS  PRIIfCfPALES  PARTIES. 
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Lies  poids  portés  dans  les  tableaux  ci-dessus  comprennent  une  tolérance  de  un  ving-^ 
tième  sur  ceux  donnés  par  le  calcul,  et  représentent  les  poids  maximum  dont  il  pourra 
être  tenu  compte  à  l'entrepreneur. 

Çn  conséquence,  chaque  pièce  sera  comptée  pour  son  poids  réel  y  si  ce  poids  est 
inférieur  à  celui  porté  au  tableau  ;  ou  pour  le  poids  maximum,  si  ce  poids  est  dépassé. 

Les  pièces  de  forme  particulière  et  inusitée  seront  seules  comptées  pour  leur  poids 
réel,  pourvu  que  les  dimensions  portées  sur  les  dessins  cotés  remis  à  l'entrepreneur 
n'aient  pas  été  dépassées. 

Art.  7.  T.a  fonte  sera  de  la  meilleure  qualité,  point  aigre,  bien  homogène,  susceptible 
d'être  travaillée  à  la  lime,  sans  fente  ni  écornure. 

Les  châssis  et  tampons  pour  trappes  de  regards  seront  fondus  en  coquilles. 

Les  autres  pièces  seront  fondues  dans  des  moules  en  sable. 

Pour  chaque  série  de  pièces,  il  sera  exécuté  un  modèle  à  Paris,  aux  frais  de  Tadju* 
dicataire ,  sous  la  surveillance  de  l'ingénieur  chargé  du  service  de  l'établissement  de 
Ghaillot. 

Ces  modèles  seront  disposés  dans  la  prévision  du  retrait  de  la  fonte,  de  telle  sorte 
que  les  pièces  coulées  présentent  les  dimensions  exactes  exprimées  aux  dessins  officiels 
remis  à  Tentrepreneur. 

Tous  les  tuyaux  droits  seront  coulés  debout.  Les  tuyaux  courbes  et  les  pièces  de 
forme  particulière  pourront  seuls  être  coulés  dans  des  moules  horizontaux  ou  inclinés. 

Le  moulage  devra  être  fait  avec  des  précautions  telles  qu*il  ne  se  trouve  point  de 
bavure  à  la  paroi  intérieure  de  l'emboîtement ,  ni  à  la  paroi  extérieure  du  bout  mâle^ 
ni  à  celle  des  brides.  Toute  bavure  sera,  en  conséquence,  burinée  avec  soin ,  et  aux 
frais  de  l'adjudicataire. 

Les  parois  intérieures  des  tuyaux  devront  être  lisses  et  parfaitement  nettoyées  de  sable. 

Pour  avoir  la  certitude  que  toutes  les  brides  de  même  diamètre  pourront  se  raccor- 
der, le  fournisseur  fera  couper  des  patrons  en  zinc  de  toutes  les  brides  qu'il  aum  à 
faire ,  sur  des  modèles-étalons  déposés  à  Ghaillot. 

Si  les  trous  des  brides  sont  plus  petits  qu'ils  ne  doivent  être ,  le  fournisseur  les 
agrandira  au  burin,  et  à  ses  frais  ;  s'ils  ne  sont  pas  entre  eux  à  des  distances  égales,  il 
les  rectifiera  aussi  au  burin. 

Art.  8.  Chaque  tuyau  portera  le  nom  de  l'adjudicataire  et  celui  de  l'usine  dans  la- 
quelle il  aura  été  fondu. 

Il  portera  en  outre ,  sur  le  filet  de  remboltement  ou  sur  celui  de  la  bride,  un  ma* 
melon  à  face  supérieure  plane  de  0",08  de  diamètre,  taraudé  dans  son  centre,  suivant 
an  trou  de  0»,04  de  diamètre. 

Ce  taraudage  sera  fait  par  les  soins  de  Tadjudicataire,  conformément  au  taraud-étalon 
qui  lui  sera  remis.  Le  trou  sera  exactement  percé  d'équerre  à  la  surface  du  tuyau  et  la 
partie  supérieure  du  mamelon  légèrement  fraisée,  de  manière  à  permettre  la  juste  ap- 
plication du  collet  des  bouchons  métalliques.  Cette  main-d'œuvre  est  compiise,  comme 
toutes  les  autres,  dans  le  prix  fixé  pour  le  kilogranmie  de  fonte. 
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Les  bouchons  métalliques  destinés  à  Tobturation  de  l'orifice  seront  fabriqués  à  Paris, 
et  restent  en  dehors  de  Tadjudication. 

Art.  9.  A  une  distance  de  1  centimètre  de  leur  origine»  tous  les  emboîtements  de 
tuyaux  seront  évidés  suivant  une  surface  annulaire  de  G» ,006  de  diamètre. 

Art.  iO.  L'adjudicataire  sera  soumis,  à  l'usine,  aux  vérifications  que  l'administra- 
ticm  jugerait  convenable  d'ordonner  pour  s'assurer  de  la  qualité  de  la  fonte,  et  que 
toutes  les  précautions  propres  à  garantir  une  bonne  exécution  sont  prises ,  tant  pour 
le  parfait  dressage  des  modèles  que  pour  l'exact  ajustement  des  chftssis,  et  pour  les 
soins  de  moulage  et  de  percement. 

Art.  il.  Les  commandes  seront  adressées  à  l'adjudicataire  par  l'ingénieur  en  chef 
directeur,  qui  lui  fera  connaître  la  nature  et  le  nombre  des  pièces  de  fonte  qu'il  aura 
à  fournir. 

L'entrepreneur  accusera  réception  desdites  commandes  dans  un  délai  de  huitaine. 

Art.  13.  Les  livraisons  seront  faites  par  l'entrepreneur  dans  celui  des  dépôts  de  la 
Ville  qui  lui  aura  été  indiqué,  et  ce  dans  un  délai  d'un  mots,  à  partir  du  jour  de  la  com« 
mande  faite  par  l'ingénieur  en  chef  directeur,  sauf  pour  les  six  premiers  mois  de  l'en- 
treprise,  pendant  lesquels  le  délai  de  livraison  sera  de  deux  mois. 

Les  pièces  de  forme  particulière,  et  pour  lesquelles  un  prix  plus  élevé  sera  alloué  à 
Tadjudicataire,  devront  être  livrées  dans  le  délai  de  quinze  jours,  à  partir  de  celui  de 
la  remise  du  dessin  coté. 

Chaque  livraison  sera  accompagnée  d'une  lettre  de  voiture  indiquant  le  nombre  et 
la  nature  des. pièces  fournies,  ainsi  que  le  numéro  de  la  commande  à  laquelle  ladite 
livraison  se  rapporte. 

Art.  13.  Lingénieur  pourra  ne  foire  de  réception  que  lorsque  toutes  les  pièces  d'une 
même  commande  seront  fournies. 

Il  procédera  alors,  en  présence  de  l'entrepreneur  ou  lui  dûment  appelé,  aux  vérifi- 
cations et  épreuves  suivantes. 

11  se  fera  présenter  par  lui  chaque  tuyau  et  le  fera  rouler,  afin  de  pouvoir  l'examiner 
tant  à  l'extérieur  qu'à  Tintérieur,  reconnaître  ses  défauts  et  mesurer  ses  dimensions. 

L'entrepreneur  fera  placer  ensuite  le  tuyau  dans  la  position  où  il  a  été  fondu^  afin 
qu*en  le  frappant  à  petits  coups  de  marteau  on  puisse  reconnaître  s'il  s'y  trouve  des 
chambres  ou  des  soufflures. 

Toute  pièce  défectueuse  ou  n'ayant  pas  les  dimensions  et  formes  voulues  sera  refiisée. 

L'enlèvement  des  pièces  rebutées  sera  à  la  charge  de  l'entrepreneur,  qui  sera  tenu 
de  les  remplacer  dans  le  plus  court  délai. 

Tous  les  frais  de  pesée  seront  également  à  sa  charge. 

L'entrepreneur  chargé  de  la  pose  des  tuyaux  les  essayera  isolément  et  successive- 
ment, en  soumettant  chacun  d'eux  à  une  charge  d'eau  de  100  mètres,  au  moyen  d'une 
presse  hydraulique. 

Le  fournisseur  sera  prévenu  du  jour  où  l'essai  aura  lieu,  afin  qu'il  puisse  y  assister* 

Lorsqu'il  y  aura  suintement  avec  bouillonnement,  quelque  faible  qu'il  soit,  et,  à  plus 

forte  raison,  si  l'eau  s'échappe  par  de  petits  jets,  le  tuyau  sera  rebuté. 

36 
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Leâ  frais  d'essai  de  tous  les  tuyaux  à  fournir  eu  remplaoement  des  tuyaux  rebutés 
resteront  à  la  charge  de  l'entrepreneur. 

Il  sera  dressé  de  chaque  réception  correspondant  à  chaque  commande  de  l'ingénieur 
en  chef  directeur  un  procès-verbal  que  Fentrepreneur  devra  signer»  ou  au  bas  duquel 
il  devra  déduire  ses  motifs  de  refus  dans  le  délai  de  dix  jours»  conformément  à  Tari.  32 
des  clauses  et  conditions  générales. 

Une  expédition  de  ce  procès-verbal  sera  remise  à  l'entrepreneur,  et  la  minute  res- 
tera entre  les  mains  de  l'ingénieur,  pour  servir  à  la  rédaction  du  compte  de  Ten-* 
treprise. 

Art.  14*  On  ne  considérera  comme  approvisionnées  que  les  fontes  qui  auront  été 
reçues,  et  qui  seront  immédiatement  prises  en  charge  par  le  gardien  du  dépôt. 

Aussitôt  après  la  réception,  l'entrepreneur  sera  mis  en  demeure,  par  ce  seul  fait, 
d'enlever  les  fontes  rebutées  dans  un  délai  de  huit  jours.  A  l'expiration  de  ce  délai»  il 
sera  passible  d'une  retenue  de  i  franc  pour  chaque  pièce  non  enlevée  et  par  chaque 
jour  de  retard. 

Le  défaut  d'enlèvement  sera  constaté  par  un  procès-verbal  dressé  par  Fagent  chargé 
de  la  surveillance  du  dépôt. 

Art.  45.  A  Texpiration  des  délais  mentionnés  à  l'art.  12«  Tentrepreneur  sera  passible, 
pour  chaque  jour  de  retard»  d*une  retenue  de  i/S  pour  100  sur  le  noontant  de  la  four* 
niture  correspondant  à  la  commande,  jusqu'à  ce  que  la  livraison  soit  complète,  et 
quelque  peu  considérable  que  soit  le  nombre  des  pièces  manquantes. 

Indépendamment  de  cette  retenue,  l'administration  pourra»  si  elle  le  juge  conve- 
nable^ faire  compléter  d'office  les  fournitures  en  retard  aux  risques  et  périls  de  Tadju-* 
dicataire,  et,  dans  ce  cas»  la  retenue  cessera  d'être  appliquée  à  partir  du  jour  où  l'ad- 
ministration aura  fait  connaître  qu'elle  adopte  ce  parti* 

^  Art.  16.  L'entrepreneur»  conformément  à  l'art.  34  des  clauses  et  conditions  générales, 
recevra  des  payements  d'à-compte  à  raison  de  l'avancement  de  ses  fournitures  »  et  ce 
jusqu'à  concurrence  des  9/10**  de  la  dépense  faite  et  imputable  sur  chaque  crédit  du 
service  municipal.  La  retenue  du  dernier  dixième  pour  garantie  ne  sera  néanmoins 
exercée  que  sur  le  montant  des  dépenses  de  chaque  exercice,  et  ne  se  cumulera  pas 
pendant  toute  la  durée  de  l'entreprise* 

Les  payements  de  solde  d'un  exercice  n'auront  lieu  que  dans  le  coumnt  du  premier 
trimestre  de  l'exercice  suivant. 

Art.  17.  L'adjudicataire  ne  pourra  élever  aucune  réclamation  au  sujet  des  approvi- 
sionnements qui  existeront  dans  les  magasins  au  1""  avril  1853 1  ni  au  sujet  des  fourni- 
tures qui  seront  faites  par  l'entrepreneur  sortant»  en  vertu  de  commandes  antérieures  à 
cette  data* 

Art.  18i  L'adjudicataire  sera  tenu  de  reprendre,  dans  l'état  où  elles  se  trouveront, 
au  prix  n<>  3  du  bordereau  joint  au  présent  devis  frappé  du  rabais  de  f  adjudication,  les 
vieilles  fontes  mises  hors  de  service  »  et  ce  jusqu'à  concurrence  du  tiei's  au  plus  des 
fontes  neuves  fournies. 

La  valeur  de  ces  vieilles  fontes  seiti  portée  en  déduction  sur  les  états  de  dépenses 


Digitized  by 


Google 


DOCUMENTS  REUTIFS  AUX  PISTRIBUTIONS  D  ËAU.  S8S 

pour  fournitures  de  fontes  neuves,  et  leur  enlèvennent  des  dépôts  sera  aux  flrais  de  l'ad- 
judicataire. 

Art.  49.  Il  est  expressément  entendu  que  les  prix  consentis  par  l'adjudicataire  ne 
pourront  subir  de  changements  dans  aucun  cas,  quelles  que  soient  d^ailleurs  les  varia- 
tions que  viendraient  à  subir  les  droits  de  douane,  de  navigation,  d'octroi,  etc. 

Art.  iO.  Il  aéra  dressé  tous  les  mois  un  état  des  retenues  que  Tadjudicataire  aura 
encourues  par  suite  de  l'application  des  art.  14  et  15.  Cet  état  sera  soumis  à  Tappro- 
bation  de  H.  le  préfet,  après  que  l'adjudicataire  aura  été  appelé  à  en  prendre  connais- 
sance au  bureau  de  Tingénieur  en  chef  directeur,  et  à  produire  ses  observations  dans 
un  délai  de  cinq  jours,  à  compter  de  la  date  de  l'avis  qui  lui  aura  été  donné. 

Lesdites  retenues  sont  prélevées  sur  le  montant  du  premier  payement  à  faire  à 
l'entrepreneur. 

En  cas  d'insuffisance  de  ce  montant,  elles  seront  prises  sur  le  cautionnement. 

Art.  21,  Les  dispositions  de  l'arrêté  de  M.  le  ministre  des  travaux  publics,  en  date 
du  15  décembre  1850,  modifiées  par  la  circulaire  du  2i  octobre  1851,  concernant  les 
secours  à  accorder  aux  ouvriers  en  cas  d'accident,  étant  applicables  au  service  muni- 
cipal, il  sera  fait  à  Tadjudicataire  une  retenue  de  1  pour  100  sur  le  montant  total  des 
dépenses^  pour  assurer  le  sei*vice  médical  et  le  payement  des  secours  à  accorder  aux 
ouvriers  qui  viendraient  à  être  blessés,  soit  dans  le  transport,  soit  dans  le  chargement 
des  pièces  fournies. 

En  cas  d'insuffisance  du  produit  de  cette  retenue,  il  y  sera  pourvu  par  une  allocation 
dont  le  montant,  réglé  par  le  préfet,  sera  prélevé  sur  le  fonds  des  travaux. 

Si  ce  produit  excède,  au  contraire,  les  besoins  constatés  jusqu'à  la  fin  de  l'entre^ 
prise,  l'excédant  sera  restitué  à  l'entrepreneur. 

Art.  22.  D'après  la  circulaire  de  M.  le  ministre  des  travaux  publics ,  en  date  du 
10  novembre  i851 ,  il  est  expressément  interdit  à  l'adjudicataire  de  faire,  h  Paris,  aucun 
travail  de  main-d'œuvre  ni  transport  les  dimanches  et  jours  fériés. 

Tout  travail  exécuté  contrairement  à  cette  obligation  ne  serait  pas  compté  à  l'entre- 
preneur, qui  en  outre  subirait  une  retenue  de  50  fr.  Cette  retenue  pourra  être  répétée 
autant  de  fois  que  l'infraction  aura  été  régulièrement  constatée. 

Art.  23.  L'adjudicataire  sera  tenu  d'élire  un  domicile  à  Paris,  où  il  sera  représenté 
par  un  agent  agréé  par  l'ingénieur  en  chef  directeur,  et  où  lui  seront  signifiés  les  ordres 
de  service  et  actes  administratifs  relatifs  à  son  entreprise. 

Art.  24.  L'adjudicataire  sera  soumis  au  cahier  des  charges  imposées  aux  entrepre- 
neurs du  service  municipal,  ainsi  qu'aux  clauses  et  conditions  générales  imposées  aux 
entrepreneurs  des  ponts  et  chaussées,  en  toutes  les  dispositions  auxquelles  il  ne  serait 
pas  dérogé  par  le  présent  devis. 

Le  présent  devis  dressé,  etc. 


Digitized  by 


Google 


284  TRAITÉ  DE  LA  œNDUlTE  ET  DE  LA  DISTRIBUTION  DES  EAUX. 

166.  Série  de  prix  applicable  aux  fournUures  de  fontes  à  faire  du 
1«' avril  1853  au  31  décembre  1856. 

Les  prix  d-dessous  comprenneot  les  faux  frais  et  le  bénéfice  de  rentrepreneur,  et  seront  frappés 

du  rabais  de  Tadjudication. 

1 .  —  Prix  du  kilogramme  de  fonte  pour  les  diverses  pièces  énumérées  à  l'art,  i»'  du  devis.    0,25 

2.  —  Prix  du  kilogramme  de  fonte  pour  les  pièces  de  forme  particulière  et  les  robinets- 

vanne ..,••... ^i^ 

3.  —  Prix  du  kilogramme  de  vieille  fonte  reprise  par  Tentrepreneur 0,iO 

La  présente  série  de  prix  dressée,. etc.,  etc. 


167.  Devis  d'entretien  des  conduites  et  ouvrages  accessoires  servant  à 
la  distribution  des  eaux  de  Paris  '.. 

Art.  i«'.  L'entreprise  a  pour  objet  ; 

1»  L*entretien,  sous  le  rapport  spécial  de  la  fontainerie,  des  conduites  et  appareils  de 
la  distribution  des  eaux,  tant  à  Vintérieur  qu'à  Vextérieur  de  la  ville  de  Paris  ; 

2*  L'exécution  des  travaux  neufs  dont  la  dépense,  non  compris  la  fourniture  des 
fontes  et  des  tuyaux  de  tôle  et  bitume,  n'excède  pas  dix  mille  francs. 

Les  travaux  de  la  première  catégorie  seront  exécutés  à  forfait,  moyennant  des  prix 
appliqués  à  tous  les  travaux  de  la  distribution ,  suivant  leur  nombre  ou  leur  quantité. 

Ceux  de  la  seconde  catégorie  seront  exécutés  dans  les  conditions  ordinaires  des  tra- 
vaux des  ponts  et  chaussées,  et  payés  aux  prix  du  bordereau  joint  au  présent  devis. 

Art.  2.  La  durée  de  l'entreprise  est  fixée  à  neuf  ans  et  trois  mois  ;  elle  commencera, 
le  !•' octobre  1853,  et  finira  le  31  décembre  1862. 

Art.  3.  Le  nombre  et  la  quantité  des  ouvrages  auxquels  le  forfait  est  applicable,  à 
Torigine  du  marché^  sont  fixés  suivant  Tétat  ci-dessous,  sans  que  l'entrepreneur  puisse 
élever  de  réclamation  pour  erreur  ou  omission. 


DÉSIGNATION  DES  OUVRAGES. 

'  — — 

Mètres  linéaires  de  conduites. . .  •  • 

312,000" 
1,733 
97 
8S 
20 
31 
»7 
1 

19 
29 
71 
13 
2,060 

Bomes-fontaines  (non  compris  le  branchement) .... 
Bouches  d'eau  sous  trottoir        id.                   .... 
Poteaux  d'arrosement                id.                   .... 
Boites  d'arrosement                  id.                   .... 
Bomes-fontaines  à  repoussoir      id.                   .... 
Cofi&es  d'incendie                     id,                   .... 
Bureau  de  stationnement  avec  citerne 

Regards  à  cuvettes  de  distribution  sans  puisage 

Fontaines  monumentales. 

Fontaines  de  Duisaae  à  la  sansle 

Fontaines  marchandes 

Branchements  oour  service  oublie 

Ce  devis  doit  remplacer  celui  qui  est  en  vigueur  et  qui  doit  prochainement  expirer. 
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11  sera  tenu  compte,  aux  conditions  stipulées  par  Tarticle  40  ci-après,  des  augmenta* 
tions  et  diminutions  qui  surviendront  dans  le  développement  des  conduites,  dans  ie 
nombre  des  bornes-fontaines^  robinets,  etc.,  et  autres  appareik. 

En  sus  de  la  somme  qui  résultera  de  Tapplication  des  prix  de  la  série  aux  quantités 
portées  à  l'état  de  récolement,  il  sera  alloué  une  somme  de  6,000  fr.  par  an  pour  frais 
généraux,  dont  il  n'a  pu  être  tenu  compte  dans  les  prix  particuliers. 

Cette  somme^  qui  ne  variera  pas  dans  la  durée  du  bail,  sera,  comme  tous  les  autres 
prix,  sujette  au  rabais. 

L'application  des  prix  de  la  série  aux  quantités  ci-dessus  porte  le  forfait  à  64,790  fr. 
C'est  sur  ce  chifihre  que  sera  calculée,  la  somme  à  payer  pour  le  premier  trimestre  du 
bail^  du  l**  octobre  au  3i  décembre  4853. 

Art.  4.  Le  cautionnement  est  fixé  k  la  somme  de  quatre  mille  cinq  cents  fronce. 

Il  sera  fourni,  soit  en  numéraire,  soit  en  obligations  de  la  Ville^  ou  en  rentes  calcu- 
lées au  pair. 

Si  le  cautionnement  est  fait  en  argent,  l'entrepreneur  en  recevra  l'intérêt  à  3  pour 
iOO;  s'il  est  fait  en  rentes ,  il  en  recevra  les  arrérages. 

Ce  cautionnement  ne  sera  restitué  à  l'entrepreneur  qu'après  la  remise  en  bon  état  du 
matériel,  et  la  réception  définitive  dont  il  est  fait  mention  à  Tartide  45  ci-api^. 

Art.  5.  L'administration  se  réserve  la  faculté  de  faire  expérimenter,  soit  par  les  in- 
venteurs eux-mêmes,  soit  par  des  entrepreneurs  de  son  choix,  tout  système  nouveau 
de  tuyaux,  robinets  ou  autres  appareils  de  distribution  de  l'établissement,  et  de  l'en- 
tretien desquels  l'entrepreneur  pourra  ensuite  être  chargé  à  des  prix  débattus,  après 
reconnaissance  des  avantages  et  du  bon  usage  de  ces  nouveaux  systèmes. 

Art.  6.  L'entrepreneur  sera  chargé  de  greffer  les  branchements  particuliers  sur  les 
conduites  de  la  Ville,  et  d'exécuter  les  portions  desdits  branchements  comprises  entre 
la  prise  d'eau  et  le  robinet  sous-bouche  à  clef. 

Si  l'administration  décide  ultérieurement  que  ces  branchements  seront  établis  et  en* 
tretenus  aux  frais  de  la  Ville  jusqu'au  point  où  ils  pénètrent  dans  les  propriétés,  l'entre- 
preneur sera  chargé  des  travaux  de  premier  établissement  et  d'entretien. 

Dans  l'un  et  l'autre  cas,  lesdits  travaux  lui  seront  payés  au  prix  du  bordereau  joint 
au  présent  devis,  diminué  du  rabais  de  son  adjudication. 

Art.  7.  Les  travaux  relatifs  à  l'exécution  de  cette  partie  de  l'entreprise  comprennent  : 
!<"  li'entretien  des  conduites  de  toutes  natures  et  de  leurs  accessoires  immédiats,  tels 
que  soupapes  de  prise  d'eau,  ventouses,  clapets,  robinets  ordinaires  d'arrêt  et  de  dé- 
charge, robinets- vanne^  et  autres  pièces,  etc.,  etc.  ; 

S""  L'entretien  et  le  nettoiement  des  ouvrages  relatif»  à  la  distribution  directe  des 
eaux,  tels  que  bornes-fontaines  ordinaires  à  repoussoir,  bouches  d'eau  sous  trottoirs, 
poteaux  et  bottes  d'arrosement,  cofires  d'incendie,  effets  d'eau  des  urinoirs»  réservoirs 
métalliques,  cuvettes,  bondes  et  soupapes  des  réservoirs,  mécanismes  et  appareils  hy- 
drauliques des  fontaines  monumentales,  des  fontaines  pour  le  puisage  à  la  sangle,  et 
des  fontaines  marchandes. 
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3«  Le»  manœuvres  d'eau  et  autres  mains-d'œuvre  indiquées  dans  les  articles 
cî-après. 

Le  tout  ainsi  qu'il  est  expliqué  plus  on  détail  dans  les  articles  M ,  18,  etc.,  etc.,  jus- 
qu'au 18  inclusivement. 

Art.  8.  Sont  exceptés  du  forfait  : 

l*"  Les  réser\oirs,  conduites  montantes  et  appareils  intérieurs  des  établissemenla  où 
sont  élevées  les  eaux,  tels  que  les  pompes  à  feu  de  Chaillot  et  du  Gros-Caillou,  TAbat- 
toirde  Grenelle,  les  machines  à  vapeur  du  quai  d'Austerlitz  et  du  Dépotoir  \  mais  Ten- 
tretien  des  conduites  de  distribution  et  de  leurs  accessoires  mdmé  pour  les  parties  à  l'in- 
térieur 4e  ces  établissements  reste  à  la  charge  de  l'adjudicataire  ; 

^  Les  branchements  qui  dessen'cnt  des  concessions  particulières  ; 

3«  Le  nettoiement  des  aqueducs,  galeries,  fontaines  de  toute  espèce  ,  réservoirs  en 
maçonnerie  ou  autres  :  Tentrepreneur  fournira  seulement,  aux  prix  du  bordereau ,  les 
balais,  rabots,  etc.,  etc.,  nécessaires  pour  cet  entretien  ; 

*•  La  serrurerie  proprement  dite,  c'est-à-dire  celle  qui  constitue  la  clôture  des  éta- 
blissements hydrauliques  ; 

5"»  lie  renouvellement  des  réservoirs  et  cuvettes  métalliques,  ainsi  que  la  restau- 
ration des  objets  d'art  accessoires  à  la  fontainerie  \ 

6"  Le  renouvellement  des  pièces  volées,  à  moins  que  le  vol  ne  soit  le  fait  des  ouvriers 
de  l'entrepreneur,  ou  le  résultai  de  la  négligence  de  ses  agents. 

Et  généralement  toute  construction  ou  tout  travail  qui  aurait  pour  but  d'apporter  un 
changement  dans  la  disposition  actuelle  des  établissements  hydrauliques,  ou  des  distri- 
butions d'eau,  et  non  pour  objet  d'amener  la  réparation  ou  le  renouvellement  des  pièces 
avariées. 

En  dehors  des  restrictions  spécifiées  ci-dessus,  l'entrepreneur  demeure  chargé  de 
l'entretien  de  tout  matériel  du  service  de  la  distribution,  dételle  sorte  que,  moyennant 
la  somme  qui  lui  est  allouée  à  titre  de  forfait,  toutes  les  dépenses  à  faire  pour  main- 
tenir ce  matériel  en  parfait  état  restent  exclusivement  à  sa  charge,  sans  qu'il  puisse 
élever  aucune  réclamation  à  ce  sujet. 

Art.  9.  L'entrepreneur  prend  les  conduites,  appareils  et  établissements  hydrauliques 
détaillés  à  l'article  3,  dans  l'état  où  ils  se  comportent,  et  demeure  chai^  de  leur  en- 
tretien, sans  pouvoir  élever  aucune  réclamation  ni  prétendre  h  aucune  indemnité  à 
inulson  d'inexactitude  on  d'oubli  dans  la  désignation  et  dans  Ténumération  des  pièces. 

Ces  états  ne  comprennent  pas  les  conduites  et  appareils  posés  an  1852,  en  1833,  du 
lion  ^t  desqueb  le  sieur  Bonnin,  entrepreneur  sortant,  demeure  garant,  aux  termes 
de  son  marché,  jusqu'au  1"  janvier  1854,  pour  les  travaux  faits  par  lui  en  1882,  et  jus- 
qu'au 1»'  janvier  1855  pour  ceux  fiiits  en  1853. 

.  Ce  ne  sera  qu'à  partir  de  Tune  et  de  l'autre  de  ces  deux  époques  que  le  nouvel  en- 
trepreneur prendra  l'entretien  desdites  conduites  et  appareils,  dont  il  lui  sera  alors  tenu 
compte,  couformémèat  aux  conditions  stipuléea  dans  l'article  ci-après. 

Cea  états  ne  oomprennenl  pas  également  les  conduites  et  appareils  de  distribution  si- 
tués dans  les  abattoirs  de  la  ville  de  Paris,  et  dont,  suivant  la  demande  faite  par  le  bu- 
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reau  des  perceptions  municipales»  le  6  du  courant ,  Tentrepreneiu*  doitétre  chargé 
Cette  décision  étant  très-récente^  on  n'a  pu  encore  depuis  inventorier  ces  conduites  et 
appareils  ;  mais  dans  le  courant  de  la  première  année  du  présont  bail  il  sera  dressé, 
oontradictoirement,  un  état  de  ces  conduites  et  appareils,  et  il  sera  tenu  compte  de  leur 
entretien  au  prix  du  bordereau. 

Art.  iO.  Il  sera  dressé,  à  la  fin  de  chaque  année,  uu  état  des  additions  ou  suppressions, 
qui  auront  été  faites  aux  conduites,  ou  appareils  de  distribution  des  eaux  de  la  Ville, 
portés  aux  états  de  récolement  ci-annexés^  la  somme  à  payer  à  forfait  Tannée  suivante 
sera  réglée,  d'après  ces  étais,  en  appliquant  aux  longueurs  des  conduites  et  au  nombre 
des  divers  appareils  ajoutés  ou  retranchés  les  prix  du  bordereau,  n"*  %  3,  4  et  suivants, 
jusqu'au  n^'i^  inclusivement.  Ces  prix  ne  sont  pas  d'ailleurs  uniquement  applicables  à 
l'objet  nominativement  désigné,  ils  comprennent  l'entretien  de  tous  les  accessoires,  en 
sorte  qu'il  ne  sera  rien  alloué  pour  toutes  autres  additions  ou  modifications  apportée» 
aux  appareils  hydrauliques. 

Art.  il.  L'entrepreneur  devra  se  conformer,  pour  les  diverses  réparations  à  efléc*- 
tuer,  aux  dispositions  qui  hii  seront  indiquées,  et  les  exécuter  suivant  les  prescriptions 
du  chapitre  u  ci-après,  relatif  aux  travaux  neufs. 

Conduites  en  plomb.  —  La  réparation  des  conduites  en  plomb  comprend  la  fourni- 
ture des  bouts  de  tuyaux  neufs  de  même  métal  qu'il  pourrait  être  nécessaire  de  substi- 
tuer à  des  portions  de  vieux  tuyaux,  ainsi  que  tous  les  A*ais  relatifs  h  la  pose  de  ces 
bouts. 

Conduites  en  fonte.  —  La  réparation  des  conduites  en  fonte  comprend  la  fourniture 
des  tuyaux,  manchons^,  brides,  colliers,  boulons,  vis  de  serrage,  rondelles  en  plomb  et 
en  cuir,  cordes  goudronnées,  glaise,  et  généralement  tous  les  matériaux  et  toutes  les 
mains-d'œuvre  nécessaires  pour  raccorder  les  tuyaux  d'une  manière  solide  et  dui^ble. 
Les  manchons  devront  être  posés  avec  les  précautions  indiquées  au  chapitre  tt,  pour  la 
pose  des  tuyaux. 

Conduites  en  tôle  et  bitume.  —  Lorsqu'une  hiite  se  manifestera  sur  one  conduite  en 
tôle  et  bitume,  le  bitume  sera  d'abord  enlevé  sur  peu  d^étendue,  avec  un  féf  chaud  ; 
si  la  fuite  est  peu  large,  on  se  contentera  de  gratter  et  décaper  la  tôle,  et  d'y  rappot*- 
ter  un  grain  de  soudure.  Si  la  fuite  est  large,  on  couvrira  la  déchirure  par  une  plaqué 
de  plomb,  après  avoir  étamé  la  tôle  sur  les  bords,  et  on  la  soudera. 

Le  bitume  sera  remis  en  le  liquéfiant  et  en  l'employant,  comme  la  soudure,  dans  fa 
confection  des  nœuds,  en  se  servant  d'un  chiffon  mouillé  au  lieu  d'un  chiffon  gras. 

Si  un  tuyau  de  tôle  et  bitume  est  à  l'emplacer,  on  enlèvera  le  bitume,  on  coupera  lè 

tuyau  transversalement,  à  la  scie ,  à  deux  endroits  distants  d*environ  0<',20;  on  devis* 

sera  les  deux  côtés,  et  on  rapportera  sur  chaque  pas  de  vis  une  bilde,  qui  permettra  de 

poser  un  tuyau  à  double  bride. 

« 
^  Pendant  les  trois  premiers  mois  dapréseiit  bail«  i^entraprenetir  sert  auteriié  à  prendra,  dims 

les  magasins  de  la  Ville,  lés  pièces  de  fonta  néceasaires  aux  réparations  das  eeaduÂtea».GM  pièciBS 

devront  être  restituées  au  dépôt  de  Chaillot  dans  les  trois  mois  ituivants. 
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Si  le  vieux  tuyau  ne  pouvait  se  diviser^  on  le  couperait  à  la  scie,  et  on  remplacerait 
la  partie  enlevée  par  deux  manchons  en  tftle,  se  vissant  Tun  dans  l'autre,  que  Ton  sou- 
derait à  leurs  extrémités  avec  les  deux  parties  de  conduite  conservées. 

La  réparation  des  conduites  en  tôle  et  bitume  comprend  également  la  fourniture  des 
tuyaux,  brides  et  manchons,  ainsi  que  les  matériaux  et  mains-d*œuvre  nécessaires  à  ces 
réparations. 

Les  vieux  matériaux  provenant  des  réparations  de  ces  diverses  espèces  de  conduites 
appartiendront  à  l'entrepreneur. 

Les  remplacements  et  renouvellements  de  conduites  par  d'autres  de  même  métal  ou 
de  métal  différent,  ordonnés  par  l'administration,  constituent  des  travaux  neufs  en 
dehors  du  for&it,  lesquels  seront  exécutés  conformément  aux  conditions  stipulées  dans 
le  chapitre  suivant,  et  dont  l'entrepreneur  sera  payé  au  prix  du  bordereau  annexé  au 
présent  devis.  Dans  ce  cas,  les  vieux  matériaux  provenant  de  ces  travaux  resteront  la 
propriété  de  la  Ville,  et  seront  transportés  dans  les  dépôts  du  service.  Les  prix  de  ces 
transports  seront  payés  à  Tentrepreneur. 

Art.  là.  L'entretien  comprend  le  renouvellement  intégral,  non-seulement  des  pièces 
accessoires,  mais  encore  des  pièces  entières  qui  ne  peuvent  plus  être  réparées,  telles  que 
o^hes  d'incendie,  bouches  d'eau  sous  trottoir,  robinets  en  cuivre,  ferrure  et  robinets 
des  bornes-fontaines  et  des  poteaux  d'arrosement ,  etc.  Sont  seulement  exceptés  les 
enveloppes  extérieures  en  fonte  des  bornes-fontaines  et  poteaux  d'arrosement,  ainsi 
que  les  diverses  pièces  faisant  partie  des  robinets-vanne,  des  soupapes  et  des  ventouses 
fournies  par  l'administration  ;  mais,  sauf  ce  renouvellement,  tous  les  autres  frais  pour 
l'entretien  en  bon  état  de  ces  appareils  font  partie  du  forfait. 

Si  la  nouveUe  pièce  est  du  même  modèle  que  l'ancienne,  son  poids  ne  devra  pas 
différer  de  plus  de  i/V^  en  plus  ou  en  moins  du  poids  normal,  c'est-à-dire  de  celui 
qui  résulte  d'une  exécution  conforme  aux  dessins,  et  il  ne  sera  pas  tenu  compte  à  Teh- 
trepreneur  de  l'excédant  de  poids,  le  cas  échéant. 

Si  la  nouvelle  pièce  est  d'un  modèle  différent  de  celui  de  la  pièce  supprimée,  ou  des 
pièces  usitées  jusque-là  dans  le  service,  les  frais  de  modèle  seront  payés  une  première 
fois  à  l'entrepreneur,  auquel  il  sera  en  outre  tenu  compte  de  l'excédant  de  poids  au 
prix  de  son  marché,  si  la  nouvelle  pièce  est  d'un  poids  supérieur  à  celui  de  la  pièce 
supprimée.  Si^  au  contraire,  elle  est  d'un  poids  inférieur,  quoique  conforme  au  modèle, 
Tentrepreneur  bénéficiera  de  la  différence. 

Les  vieilles  pièces  ainsi  renouvelées  par  l'entrepreneur  demeurent  sa  propriété  ; 
mais  il  ne  peut  être  admis  à  réclamer  sur  la  différence  de  valeur  du  métal  enlevé,  par 
exemple,  sur  la  différence  de  valeur  du  bronze  et  du  laiton. 

Art.  13.  L'entrepreneur  est  obligé  d'entretenir  constamment  en  parfait  état  de 
propreté  : 

i^  Les  regards  et  puisards  ; 

V  Les  réservoirs  et  cuvettes  métalliques,  ou  à  simple  revêtement  métallique,  ainsi 
que  tous  les  autres  appareils  de  distribution  placés  à  l'intérieur  des  fontaines  mmu- 
mentales,  publiques  ou  marchandes  ; 
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3^  L'intérieur  ou  l'extérieur  des  bornes-fontaines,  bouches  d*eau  sous  trottoirs,  po- 
teaux d*arrosement  et  autres  accessoires  de  la  distribution. 

Le  nettoiement  sera  opéré  une  fois  par  mois  pour  les  regards  et  puisards,  tous  les 
deux  mois  pour  les  réservoirs  et  cuvettes  métalliques,  et  tous  les  six  mois  pour  les 
bornes-fontaines. 

L'entretien  de  la  peinture  des  bornes-fontaines,  poteaux  d'arrosement  et  bottes  d'in- 
cendie, est  une  des  charges  du  forfait.  En  conséquence»  tous  ces  appareils  devront  être 
repeints  à  neuf,  c'est-à-dire  grattés  à  vif  et  recouverts  d'une  couche  de  minium  et  de 
deux  couches  veriolive,  de  nuances  dififérentes,  une  fois  tous  les  trois  ans. 

Cette  opération  sera  faite,  pour  la  première  fois,  au  printemps  de  1 854  ;  puis,  tous  les 
ans,  au  printemps,  l'entrepreneur  fera  nettoyer  à  la  brosse  et  à  l'eau ,  et  recouvrir 
d'une  couche  de  peinture  vert-olive  tous  lesdits  appareils  de  distribution  indistincte- 
ment. Il  sera  naturellement  dispensé  de  cette  main-d'œuvre  l'année  où  il  fera  gratter 
et  repeindre  à  trois  couches  tous  ces  appareils. 

Art.  14.  L'entrepreneur  devra  maintenir  toutes  les  bouches  à  clef,  même  celles 
appartenant  aux  particuliers,  au  niveau  du  sol,  et  de  manière  à  assurer  toujours  la  ma- 
nœuvre facile  des  robinets.  Toutefois  ce  travail  ne  sera  pas  à  ses  frais  en  cas  de  chan- 
gements ordonnés  par  Tadministration  dans  le  relief  des  chaussées,  trottoirs,  contre- 
allées>  etc.^  etc. 

Tous  les  autres  travaux  relatifs  à  Tentretien  des  bouches  à  cle(  appartenant  aux  par-- 
ticulien  ne  le  concernent  pas  non  plus. 

Art.  15.  Indépendamment  de  toutes  les  fuites  apparentes  qui  devront  être  réparées 
avec  solidité,  l'entrepreneur  est  tenu  de  faire,  à  ses  frais,  toutes  les  recherches  et  ex- 
périences nécessaires  pour  découvrir  les  pertes  d'eau  cachées  ou  les  engorgements  de 
toutes  natures,  de  pourvoir  à  la  réparation  des  unes  et  à  la  suppression  des  autres^,  en 
sorte  que  le  service  ne  souffre,  en  aucun  temps,  de  ces  divers  inconvénients. 

Si,  pour  reconnaître  sur  quelles  conduites  existent  les  fuites,  des  manœuvres  sont 
nécessaires,  elles  seront  faites  par  les  agents  du  service,  auxquels  l'entrepreneur  devra 
adjoindre,  à  ses  frais,  les  ouvriers  nécessaires. 

Chaque  fois  que  le  signalement  d'une  fuite  sera  donné  à  l'entrepreneur,  il  devra  aus- 
sitôt faire  les  fouilles  nécessaires  pour  la  découvrir  et  la  réparer. 

S'il  est  reconnu  qu'il  n'existait  pas  de  fuite,  il  sera  tenu  compte  à  l'entrepreneur  des 
dépenses  faites  par  suite  de  cette  fausse  indication. 

Pour  prévenir  les  engorgements,  l'entrepreneur  est  tenu,  à  chaque  réparation ,  ou 
sur  l'ordre  qui  lui  en  est  donné,  de  manœuvrer  les  décharges  des  conduites  pour  em- 
porter les  poissons,  vases,  sables,  etc. ,  etc. ,  qui  les  obstruent. 

Les  dégorgements  des  robinets ,  ventouses ,  bornes-fontaines,  bouches  d'eau  sous 
trottoirs,  poteaux  d'arrosement,  coffres  d'incendie,  effets  d'eau  d'urinoirs ,  etc.,  etc., 
sont  toujours  à  la  charge  de  l'entrepreneur,  quelle  que  soit  la  cause  qui  les  produise. 

*  Ne  sont  pas  considérés  comme  engorgements  les  dép6ls  calcaires  qui  se  forment  à  la  longue 
sur  les  parois  des  tuyaux. 
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Si,  par  suite  dâ  l'existence  ou  de  la  réparation  d'une  fuite  ou  d'un  engorgement,  la 
conduite  réparée  ou  les  conduites  voisines  éprouvaient  un  affaissement  ou  une  rupture, 
Tentrepreneur  sera  tenu  de  découvrir  les  parties  de  ces  conduites  affaissées  ou  dété- 
riorées, et  de  les  remettre  en  bon  état,  ainsi  que  les  agrès  qui  en  dépendent. 

Tous  les  frais,  quels  qu'ils  soient,  résultant  de  ces  recherches  et  réparations,  restent 
à  sa  ûbarge,  y  compris  ceux  de  l'épuisement  dans  les  caves,  jusqu'à  leur  mise  à  sec. 

Art.  16.  L'entrepreneur  demeure  chargé  de  remblayer  toutes  les  tranchées  ouvertes 
par  lui  sur  la  voie  publique. 

Les  remblais  seront  en  terres  bien  purgées  de  pierres,  et  faits  par  couches  de  dix  cen- 
timètres d'épaisseur  au  maximum*  pilonnées  avec  le  plus  grand  soin,  et  arrosées  t. 

Il  devra  ensuite  rétablir,  soit  le  dallage ,  soit  le  pavage  ou  l'empierrement,  en  rem- 
ployant les  mêmes  matériaux. 

U  Les  pavés  seront  posés  en  suivant  les  rangées  et  les  dalles  d'après  leur  appar^l  ;  le 
bitume  sera  relevé  et  rangé  de  manière  à  éviter  la  déperdition  de  la  matière.  L'em- 
pierrement ou  la  terre  (si  la  tranchée  est  faite  sur  une  partie  en  terre)  sera  fortement 
pilonnée  et  arrosée^. 

Tous  ces  travaux  devront  être  faits  avec  assez  de  soin  pour  que  la  circulation  ne  soit 
pas  gênée,  et  que  les  matériaux  ne  soient  pas  détériorés,  jusqu'au  moment  où  les  entre- 
preneurs ordinaires  du  service  pour  pavage,  trottoirs,  etc.^  etc.,  procéderont,  aux  frais 
de  la  YiUet  à  l'exécution  du  travail  définitif  de  réfection  des  parties  tranchées. 

L'entrepreneur  pourra  recevoir  l'ordre  de  refaire  les  travaux  spécifiés  ci-dessus,  lors- 
que le  lendemaia  de  leur  exécution  la  surface  du  sol  présentera  des  enfoncements  ou 
des  bosses  de  plus  de  cinq  centimètres  sur  les  pavages  et  empierrements,  et  de  plus  de 
deux  centimètres  sur  les  dallages  ;  et,  en  cas  de  non*exécution,  il  sera  passible  de  l'a- 
mende spécifiée  à  l'article  ci>  après,  n"*  4i . 

Art.  17.  Les  manœuvres  à  blanc  des  robinets-vanne,  celles  des  robinets  coniques  en 
jcuivre,  et  des  soupapes,  seront  faites  une  fois  par  mois,  aux  époques  et  dans  les  délais 
qui  seront  fixés  par  l'inspecteur  des  eaux. 

Toutes  les  manœuvres  d'eau  seront  exécutées  sous  la  surveillance  des  piqueura- 
visiteurs. 

Tous  les  frais  d'éclairage,  de  bottes,  d'huile,  dégraisse,  d outils,  etc.,  etc.,  qui  se 
rattachent  à  ce  travail,  seront  à  la  charge  de  l'entrepreneur* 

Chaque  équipe  employée  auxdites  manœuvres  devra  comprendre ,  entre  autres  ou^ 
vriers,  un  poseur  exercé  à  ce  genre  d'opérations. 

Art.  18.  Lorsque,  pour  cause  de  gelée,  on  devra  arrêter  le  cours  des  eaux,  l'entre^ 
preneur  sera  tenu  de  fournir,  toutes  les  foisqu'il  en  recevra  l'ordre,  le  nombre  d'hommes 
nécessaire  pour  l'ouverture  des  robinets,  pour  la  mise  en  décharge  et  la  remise  en  ser- 
vice des  conduites,  ainsi  que  pour  déceler  et  manœuvrer  tes  bornes-ofontainest  lever 
les  trappes,  etc. ,  etc. 

*  A  cet  effet,  il  sera  remis  à  Fentrepreneur  une  clef  de  borne-fontaine,  dont  il  ne  pourra  se 
m^\x  po^r  aucun  m\s^  u^ag^  qviQ  pour  cas  ttAvaux,  sous  peiua  4'une  ameinh  de  4P0  francs  pour 
chaque  infraction  constatée. 
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Il  devra  également  fournir  h  paille,  les  fagots,  le  charbon,  etc.,  etc.,  pour  échaiïffep, 
dégeler  les  agrès  de  la  distribution. 

Les  dépenses  qui  résulteront  de  ces  manoeuvres  ne  sont  pas  comprises  dans  le  forfait, 
et  il  en  sera  tenu  compte  à  l'entrepreneur,  au  prix  du  bordereau  ci-annexé. 

Quant  aux  fontaines  marchandes,  fontaines  de  puisage  à  la  sangle,  et  fontaines  mo- 
numentales que  Ton  jugera  à  propos  de  conserver  en  activité  pendant  les  gelées,  l'en- 
trepreneur fournira,  à  ses  frais,  un  nombre  suffisant  d'ouvriers  pour  casser  la  glace  des 
réservoirs  et  autres  dépendances  en  dehors  de  la  voie  publique.  L'enlèvement  des  glaces 
sera  aussi  à  sa  charge. 

II  fera  vider  d'eau  et  de  glace  les  bassins  et  les  vasques  des  autres  fontaines,  et  enlever 
les  immondices  provenant  du  déglacement. 

Enfin,  pour  les  fontaines  marchandes,  il  fera  casser  et  enlever  les  glaces  qui  se  for- 
meront aux  abords. 

Chaque  fois  qu'il  n'aura  pas  satlsfeit,  dans  les  délais  fixés ,  aux  ordres  qu'il  aura  re- 
çus, la  réparation  des  accidents  survenus  aux  conduites  et  à  leurs  dépendances  et  ac- 
cessoires, par  le  fait  de  la  gelée,  demeurera  à  sa  charge, 

U  devra,  d'ailleurs,  s*assurer  toujours  que  les  appareils  sont  en  état  de  fonctionner  en 
cas  d'incendie. 

Art.  19.  Les  travaux  neufs  consistent  généralement  en  pose  ou  renouvellement  de 
conduites,  soit  sous  galerie,  soit  en  terre.  Dans  le  premier  cas,  le  service  des  ateliers  se 
fera,  autant  que  possible,  par  les  trappes  de  regard.  Dans  le  second,  l'entrepreneur  pro- 
*cédera  d'abord  à  l'ouverture  de  la  tranchée,  suivant  le  tracé  et  la  profondeur  donnés 
par  l'ingénieur,  et  en  ayant  soin  de  ranger  les  terres  et  les  matériaux,  qu'il  sera  tenu 
de  remettre  en  place,  en  se  conformant  aux  conditions  détaillées  à  l'article  46  ci-des- 
sus. S*il  est  reconnu  que  les  déblais  ne  peuvent  pas,  sans  inconvénient,  rester  sur  ie 
chantier,  l'entrepreneur  sera  tenu  de  les  transporter  dans  tel  endroit  qui  lui  convien- 
dra, pour  les  reprendre  ensuite  et  les  remployer. 

Art.  âO.  Les  tuyaux  seront  descendus  avec  soin  dans  les  galeries  ou  dans  les  tran- 
chées  où  ils  devront  être  placés.  Us  seront  assemblés,  soit  par  des  joints  à  emboîte* 
ment»  tsoît  par  des  joints  à  bride,  s'il  s'agit  de  tuyaux  en  fonte,  ou  simplement  vissés  à 
refus  s'il  s'agit  des  tuyaux  en  tôle  et  bitume,  en  ayant  soin  d'opérer  le  serrage  de  telle 
sorte  que  le  mamelon  pratiqué  sur  chaque  tuyau  soit  en  dessus. 

Jointe  à  emboîtement^^  La  pénétration  des  deux  tuyaux  consécutib  sera  moindre  que 
la  profondeur  de  l'emboîtement  ^  de  manière  à  laisser  un  centimètre  de  jeu  pour  bi 
dilatation  ;  on  aura  soin  de  placer  en  dessus  la  portion  de  l'emboîtement  qui  portera  le 
tampon  métallique.  Le  bout  mâle  de  chaque  tuyau  sera  engagé  dans  le  renflement  do 
tuyau  suivant,  de  manière  à  rendre  régulier  l'intervalle  compris  entre  les  parois  inté^ 
rieures  de  l'un  et  le»  parois  extérieures  de  l'autre*  Cet  intervalle  sera  rempli  partie  avec 
de  la  corde  imprégnée  de  goudron  de  résine,  partie  avec  du  plomb  fondu.  La  profon** 
dettr  du  joint  en  plomb  sera  de  0»,04«  La  corde  roulée  régulièrement  autour  du  bout 
mâle  sera  matée  au  refus,  et  disposée  de  manière  à  laisser  un  vide  de  profondeur  uni* 
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forme  pour  recevoir  le  plomb,  lequel  sera  lui-même  maté  après  le  refroidissement,  de 
telle  sorte  que  les  joints  soient  parfaitement  étanches. 

Joints  à  arides,  —  Dans  la  confection  de  ces  joints»  on  laissera  entre  les  brides  un  in- 
tervalle suffisant  pour  recevoir  une  rondelle  en  plomb  convenablement  dressée,  et  en- 
duite sur  les  deux  faces  d'une  couche  de  mastic  ou  de  minium.  Les  rondelles  auront 
la  forme  d'un  anneau  plat,  dont  le  diamètre  intérieur  sera  égal  à  celui  des  tuyaux  à 
raccorder,  et  dont  le  diamètre  extérieur  sera  calculé  de  manière  à  affleurer  les  trous 
des  boulons.  Ces  rondelles  auront  en  général  0*,01 2  d'épaisseur  uniforme.  Lorsqu'elles 
devront  être  biaises,  leur  épaisseur  sera  variable  et  déterminée  par  l'obliquité  à  donner 
aux  tuyaux  ;  toutefois,  elles  ne  devront  pas  avoir,  au  point  le  plus  mince,  moins  de 
0",01  d'épaisseur. 

Les  boulons  destinés  à  relier  les  brides  des  tuyaux  auront  0«,018  de  diamètre,  avec 
une  partie  carrée  près  de  la  tête  ;  ils  seront  faits  et  filetés  avec  le  plus  grand  soin.  Ces 
boulons  seront  serrés  graduellement  les  uns  après  les  autres,  jusqu'au  refus,  et  la  ron- 
delle sera  refoulée  avec  un  ciseau  à  mater,  afin  de  rendre  le  joint  parfaitement 
étanche. 

Joints  de  divers  systèmes.  —  L'entrepreneur  devra,  s'il  est  fait  emploi  de  joints  de 
forme  particulière  ou  d'un  système  nouveau,  se  conformer  aux  instructions  qui  lui  se- 
ront données. 

Art.  21.  La  pose,  soit  en  tranchée,  soit  en  galerie,  sera  payée  au  mètre  courant, 
quels  que  soient  d'ailleurs  le  mode  d'assemblage  des  tuyaux,  la  sujétion  dans  les  parties 
courbes,  etc.,  etc. 

En  conséquence,  on  mesurera  les  longueurs  totales  des  conduites  posées,  et  l'on 
appliquera  à  ces  longueurs  les  prix  portés  au  bordereau. 

Le  prix  payé  pour  le  mètre  linéaire  de  conduite  posée  en  terre  comprend  le  déblai 
de  la  tranchée,  calculé  sur  une  profondeur  moyenne  de  1«,40,  mesurée  à  partir  du 
dessus  du  tuyau.  L'excédant,  s'il  y  a  lieu,  sera  payé  aux  prix  portés  au  bordereau. 

En  conséquence,  on  mesurera  en  cours  d'exécution  la  profondeur  de  la  fouille  par- 
tout où  il  y  aura  changement  d'inclinaison,  soit  dans  le  profil  longitudinal  de  la  con- 
duite, soit  dans  celui  du  sol  sous  lequel  elle  sera  placée,  et  l'on  prendra,  pour  la  pro- 
fondeur moyenne  correspondant  à  chaque  longueur  partielle,  la  demi-somme  des 
profondeurs  mesurées  aux  extrémités. 

La  pose  des  robinets-vanne  sera  payée  à  part,  bien  que  leur  épaisseur  soit  comprise 
dans  la  longueur  des  conduites  mesurées,  ainsi  qu'il  vient  d'être  dît.  On  a  eu  égard  à 
cette  circonstance  dans  l'établissement  du  prix  de  pose  des  robinets-vanne. 

Art.  22.  Avant  de  recouvrir  de  terre  chacune  des  portions  de  conduites  nouvellement 
posées,  on  y  mettra  l'eau,  et  on  leur  fera  éprouver,  à  l'aide  d'une  pompe  de  presse 
hydraulique,  une  pression  équivalente  à  huit  atmosphères. 

L'entrepreneur  devra  exécuter  immédiatement,  et  à  ses  frais,  les  travaux  de  répara- 
tion, quels  qu'ils  soient,  que  cette  épreuve  aura  fait  reconnaître  nécessaires. 

Il  sera  ensuite  procédé  à  une  nouvelle  épreuve,  toujours  équivalente  h  la  même 
charge. 
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Art.  23.  Pour  déplacer  les  conduites  devenues  mutiles,  l'entrepreneur  ouvrira  une 
tranchée  aussi  droite  que  &ire  se  pourra,  en  ayant  soin  de  ranger  les  pavés  au  bord  de 
la  tranchée  avec  les  précautions  convenables.  Il  débottera  ensuite  les  tuyaux,  de  ma- 
nière à  éviter  toute  rupture;  Lesdits  tuyaux  seront  alors  nettoyés  intérieurement  et 
extérieurement»  puis  enlevés  et  transportés  dans  les  magasins  de  la  Ville.  La  tranchée 
sera  remblayée  avec  les  soins  indiqués  à  l'article  16  ci-dessus. 

La  dépose  des  conduites  sera,  comme  la  pose,  comptée  au  mètre  linéaire,  d'après 
leur  diamètre,  mais  sans  tenir  compte  de  la  profondeur  de  la  fouille.  Le  plomb  et  la 
corde  goudronnée  contenus  dans  les  joints  seront  abandonnés  à  l'entrepreneur,  ainsi 
que  les  menues  ferrures;  mais  les  tuyaux  et  les  appareils  de  fontainerie  resteront  à  la 
Ville. 

Art.  24.  Pour  les  prises  d'eau  à  effectuer  sur  mamelon,  tubulure  ou  percement  de 
tuyau,  ainsi  que  pour  la  pose  des  plaques  pleines  à  l'extrémité  des  conduites,  l'en- 
trepreneur devra  prendre  toutes  les  précautions  nécessaires  pour  éviter  les  fuites, 
et  se  conformer  aux  instructions  qui  lui  seront  données  par  les  agents  du  service 
municipal.  Les  percements  sur  conduites  de  fonte  ne  seront  considérés  comme  termi- 
nés que  lorsqu'ils  seront  jaugés  au  calibre  voulu,  et  que  leurs  bords  seront  francs  et 
nets  de  toute  bavure.  Ceux  sur  conduite  de  tôle  et  bitume  devront  toujours  être  &its 
au  trépan^  et  le  bitume  devra  toujours  être  rétabli  sur  la  soudure  du  tuyau  de  prise. 

Art.  25.  L'entrepreneur  sera  tenu  d'exécuter  les  travaux  de  fontainerie,  tôlerie  et 
serrurerie,  autres  que  ceux  de  pose  de  conduites  qui  lui  seront  ordonnés;  en  se  con- 
formant : 

i""  Aux  projets  de  détail  et  aux  dessins  cotés  qui  lui  seront  remis  ; 

^  Au  mode  d'exécution  décrit  pour  chaque  nature  d'ouvrages  dans  le  cahier  des 
cliarges  imposées  aux  entrepreneurs  du  service  municipal,  tant  à  l'intérieur  qu'à  Texté- 
rieur  de  la  ville  de  Paris. 

Art.  26.  L'entrepreneur  sera  chargé  de  l'essai  des  tuyaux,  soit  en  fonte,  soit  en  tôle 
et  bitume,  et  des  robinets  qui  seront  employés  dans  les  prolongements  ou  renouvelle- 
ments des  conduites.  Ces  tuyaux  et  robinets  seront  soumis,  dans  les  dépôts  du  service, 
à  Taide  d'une  pompe  de  presse  hydraulique,  à  une  pression  équivalente  au  poids  d'une 
colonne  d'eau  de  iOO  mètres  de  hauteur. 

Cette  opération  sera  foite  en  présence  du  fournisseur  ou  de  son  fondé  de  pouvoirs. 

Les  prix  portés  à  la  série  comprennent  tous  les  faux  frais. 

La  presse  hydraulique  et  les  compas  d'épaisseur  seront  seuls  fournis  par  l'adminis- 
tration. L'entrepreneur  sera  tenu  de  les  rendre  en  bon  état. 

I^  presse  hydraulique  nécessaire  aux  essais  de  conduite  dont  il  est  fait  mention  à 
l'article  22  sera,  au  contraire,  fournie  par  l'entrepreneur.  ' 

L'entrepreneur  est  responsable  de  toutes  les  avaries  qui  surviendront  aux  tuyaux, 
robinets- vanne  ou  autres  appareils,  à  partir  du  moment  où  ils  lui  auront  été  livrés. 
L'administration  retiendrait,  en  conséquence,  sur  les  sommes  à  lui  dues  la  valeur  totale 
de  toute  pièce  brisée  ou  détériorée. 
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Art.  27.  L'entrepreneur  se  pourvoira,  à  ses  frais,  des  emplacements  nécessaires  pour  - 
le  dépôt  de  ses  matériaux. 

Les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  l'accès  des  propriétés  particulières  pendant 
i  ouverture  des  tranchées,  telles  que  rétablissement  des  ponts,  passerelles  provisoires, 
barrières,  etc.^  etc.,  demeureront  entièrement  à  sa  charge:  il  devra  en  outre  satisfaire 
à  toutes  les  chaînes  et  prescriptions  de  police,  et  notamment  aux  ordonnances  des  8  août 
1829  et!29  mai  1833. 

Toute  fausse  manœuvre  qui  aurait  lieu  pour  cet  objet,  telle  que  dérangement  de  ma- 
tériaux et  comblement  de  fouilles  à  Tooeasion  d'une  fête  ou  de  passage  de  cortège, 
ou  par  mesure  de  sûreté  publique,  demeure  entièrement  à  sa  charge.  Usera  enfin  tenu 
à  tous  dommages-intérêts,  tant  envers  les  particuliers  qui  auraient  éprouvé  des  acci* 
dents  ou  des  pertes,  qu'envers  les  propriétaires  ou  locataires  de  maisons  et  terrains  dé* 
gradés  ou  en  souffrance,  sans  qu'il  puisse,  dans  aucun  cas,  en  rejeter  la  responsabilité 
sur  l'administration,  qui  laisse  les  clôtures,  étayements,  etc.,  etc.,  à  sa  discrétion. 

Toutefois,  en  cas  de  périls  les  ingénieurs  pourront  ordonner  des  mesures  de  sûreté, 
sans  que  l'entrepreneur  puisse  réclamer  à  ce  sujet. 

Art.  38.  L'entrepreneur  supportera  tous  les  frais  d'épuisement  et  de  batardeau  né- 
cessités par  l'exécution  de  ses  travaux,  et  sera  responsable  envers  les  tiers,  en  cas  d'ac* 
cident,  à  raison  des  dommages  que  les  eaux  pourraient  causer. 

Art.  29.  Les  travaux  d'entretien  proprement  dits  étant  exécutés  à  forfait,  et  Tenlre- 
preneur  demeurant  garant  de  leur  bonne  exécution  pendant  la  durée  de  son  marché, 
les  matériaux  qui  seront  employés  dans  lesdits  travaux  ne  seront  généralement  soumis 
à  aucune  réception  préalable.  Cependant  les  agents  de  l'administration  pourront,  lors- 
qu'ils le  jugeront  convenable,  exiger  que  les  robinets,  mécanismes  et  autres  appareils 
leur  soient  présentés  avant  la  pose,  afin  qu'ils  puissent  s'assurer  qu'ils  satisfont  aux  con- 
ditions de  poids,  de  forme  et  de  composition  de  métal  imposées  à  l'entrepreneur. 

En  ce  qui  concerne  les  travaux  neufs,  les  matériaux  seront  soumis,  avant  leur  em- 
ploi, k  la  réception  provisoire  de  l'agent  délégué  par  l*ingénieur.  Ces  matériaux,  consis- 
tant le  plus  souvent  en  métaux  de  différentes  espèces,  Tentrepreneur  sera  tenu  d'avoir 
toujours,  smr  ses  ateliers,  les  balances  et  instruments  de  pesage  nécessaires  pour  vérifier 
les  poids. 

Dans  le  cas  où  il  serait  reconnu  que  des  matériaux  rebutés,  ou  autres  que  ceux  reçus, 
auraient  été  mis  en  oeuvre,  le  remplacement  en  serait  effectué  par  l'entrepreneur,  qui 
supporterait  en  outre  la  dépense  de  main-^d'œuvre  que  ce  travail  pourrait  nécessiter. 

Kn  cas  de  contestation  entre  l'entrepreneur  chargé  de  procéder  à  la  réception  des 
matériaux,  il  en  sera  référé  à  l'ingénieur  de  la  section,  qui  prononcera  définitivement. 

Art.  30.  Les  soudures  seront  composées  d'un  tiers  de  bon  étain  et  de  deux  tiers  de 
plomb. 

L'entrepreneur  devra  se  conformer  an  tarif  suivant,  qui  règle  les  quantités  de  sou- 
dures à  employer. 
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DIAMKTIVE 

POIDS 

^^^^^^^^**^ 

TOÏAUX,  ROBlNBTi, 

d<9 

DBS  SOVDOIIBS 

DBS  BOUDOBES 

soupapes 

HOSUDS  DE  TUYAUX, 

robinets 

de  soupapes, 
bondes  de  fond 

lODgitndinales, 

ol 

et 

et  eropalemenbi. 

par 

bonde»  de  fond. 

embraoebements 
de  prise  d*eaa. 

pour  rondelles 
rapportées. 

mètre  linéaire 
de  tuyau. 

m 

k 

k 

k 

0,02 

1,00 

0,60 

» 

0,025 

1,40 

0.90 

» 

0,027 

1,50 

1,00 

» 

0,034 

1,90 

1,10 

)> 

0,041 

2,25 

1,20 

D 

0,05 

2,80 

1,40 

» 

0,054 

3,00 

1,50 

» 

0,06 

3,25 

i.60 

» 

0,068 

3,50 

1,70 

» 

0,081 

4,50 

2,25 

» 

0,10 

5,25 

2,60 

» 

0,108 

6,00 

3,00 

1> 

0,135 

7.50 

4,00 

5,25 

0,162 

9,00 

5,00 

6,00 

0,190 

11,00 

6,00 

6,75 

0,216 

13,00 

7,00 

7,50 

0,25 

15,00 

8,00 

8,25 

Pour  les  diamètres  plus  considérables,  le  poids  des  soudures  sera  calculé  d*après  les 
bases  ci-dessus,  proportionnellement  à  la  longueur  des  soudures. 

Les  soudures  des  moises  ou  attaches  des  tuyaux  qui  enveloppent  entièrement  leurs 
circonférences  seront  comptées  comme  les  soupapes  et  bondes  de  diamètre  corres- 
pondant, et  lorsque  ces  soudures  n'embrassent  qu'une  partie  de  la  circonférence  des- 
dits tuyaux,  elles  ne  seront  comptées  que  proportionnellement  à  leur  développement. 

Soudures  dans  les  réservoirs.  — Les  soudures  plates,  traînées  de  fond  ou  sur  les  côtés, 
seront  comptées,  par  mètre  courant,  5  fr. 

Les  soudures  d'angles  montants  et  dans  la  ceinture,  6  fr. 

Soudures  de  cuvettes  de  distribution.  —  I^es  soudures  de  languettes  de  pourtour  du 
fond  et  de  leurs  montants,  soit  que  lesdites  languettes  soient  en  plomb  ou  qu'elle;? 
soient  en  cuivre,  seront  comptées  par  mètre  courant  pour  2  fr.  50  c. 

Les  soudures  de  languettes  de  séparation  des  bassinets,  1  fr.  50  c. 

Les  soudures  qui  se  trouveront  attachées  aux  vieux  plombs  donnés  à  l'entrepreneur 
pour  remploi  lui  seront  comptées  pour  moitié  du  poids  fixé  par  le  présent  tarif  j  et 
l'autre  moitié  fera  partie  des  pesées  de  plomb. 

Art.  31.  L'alliage  ^e  cuivre,  qui  sera  exclusivement  employé  pour  la  robinéteria  et 
pour  toutes  les  pièces  accessoires  de  distribution,  sera  celui  qui  est  connu  dans  le 
commerce  et  dans  les  arts  sous  le  nom  de  bronze.  On  ne  fera  usage  de  l'alliage  de  cui* 
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vre  dit  laiton  ou  cuivre  jaune  que  sur  les  indications  spéciales  des  ingénieurs  et  ins- 
pecteurs. 
Le  bronze  sera  généralement  composé  de . 

100  parties  de  cuivre  1     * 
10     —     d'étain       |  en  poids. 
6     —     de  zinc      ) 
Telle  sera  la  composition  des  clefs  dans  les  robinets  coniques,  des  vis  dans  les  ro- 
binets-vanne, etc.»  etc. 

Cependant,  comme  on  doit  éviter  de  composer  les  pièces  qui  frottent  avec  des 
alliages  identiques,  le  bronze  entrant  dans  la  construction  des  boisseaux,  des  robinets 
coniques,  des  écrous,  des  robinets-vanne,  etc.,  pourra  être  formé  de  : 

100  parties  de  cuivre. 
10     —     de  zinc. 
6     -—     de  plomb. 
2     —      d'étain. 
Enfin  le  laiton  exceptionnellement  employé  sera  composé  de  : 
100  parties  de  cuivre. 
50     —     de  zinc. 
8     —     d'étain. 
Art.  33.  L*entrepreneur  sera  tenu  de  fournir  aux  ingénieurs  et  aux  inspecteurs  un 
échantillon  de  chaque  espèce  des  soudures  ci-dessus  désignées,  lequel  sera  estampé 
après  avoir  été  reconnu  conforme  aux  poids  prescrits  par  le  tarif. 

Cet  échantillon  servira  de  vérification  des  soudures  que  l'entrepreneur  sera  dans  le 
cas  d'exécuter,  et  les  ingénieurs  et  les  inspecteurs  auront  la  faculté  de  faire  dessouder 
celles  qui  leur  paraîtront  inférieures  en  poids  à  l'échantillon  reconnu.  Les  frais  de  cette 
main-d'œuvre,  ainsi  que  ceux  du  rétablissement  des  soudures,  seront  à  la  charge  de 
l'entrepreneur,  si  le  poids  est  inférieur  aux  stipulations  du  tarif. 

L'entrepreneur  déposera  également,  aux  bureaux  des  ingénieurs  et  inspecteurs,  des 
échantillons  de  bronze  et  de  laiton,  pour  servir  à  la  vérification  des  fournitures  ulté- 
rieures. 

En  cas  de  traude  constatée  dans  la  composition  des  soudures  et  des  alliages,  rentre- 
preneur  sera  passible  d'une  amende  de  cinq  cents  francs. 

S'il  conteste  l'analyse  faite  par  les  ingénieurs  du  service,  l'opération  sera  refaite  par 
les  essayeurs  de  la  Monnaie,  qui  prononceront  en  dernier  ressort. 

Art.  33.  L'entrepreneur  fera  transporter  dans  les  dépôts  du  service  les  vieux  ma- 
tériaux et  autres  objets  appartenant  à  la  ville. 

Il  devra  toujours  avoir  sur  les  ateliers  les  moyens  de  peser  ces  objets^  et  un  pot  à 
l'huile  pour  les  marquer.  ^ 

Les  voitures  qui  seront  employées  à  ces  transports  seront  munies  d'une  plaque  à  l'huile, 
TportMii  Service  municipal^  peinte  en  blanc,  en  caractères  très-apparents,  sur  un  fond 
noir.  La  plaque  portera  en  outre  le  nom  et  la  demeure  de  l'entrepreneur. 
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La  voiture  devra  toujours  se  rendre  directement  au  dépôt  désigné  sur  ht  lettre  de 
voiture  qui  sera  remise  au  charretier.  L'entrepreneur  sera  responsable  des  objets  in- 
scrits sur  cette  lettre  de  voiture,  qui  sera  présentée  à  Tacceptation  de  son  chef  d'atelier. 
Il  devra  justifier  de  la  remise  au  dépôt  par  un  reçu  du  garde-magasin.  En  cas  de  non- 
justification^  il  deviendra  responsable  de  la  valeur  des  objets  enlevés,  valeur  qui  sera 
arbitrée  par  l'ingénieur  eh  chef  de  la  division»  nonobstant  toutes  poursuites  qui  pour- 
raient être  exercées  contre  l'entrepreneur  à  cet  égard. 

Tout  objet  chargé,  qui  n'aurait  pas  été  rendu  au  dépôt  dans  la  même  journée^  don* 
nerait  lieu  à  une  retenue  de  vingt-cinq  francs. 

Art.  34.  Lorsqu'on  ouvrant  une  tranchée  l'entrepreneur  viendra  à  découvrir  des 
conduites  et  des  robinets  abandonnés,  il  devra  sur-le-champ  prévenir  l'ingénieur  ou 
l'inspecteur  sous  la  direction  duquel  les  travaux  seront  exécutés,  afin  qu'il  puisse 
reconnaître  ces  conduites  et  en  ordonner  l'enlèvement,  s'il  y  a  lieu. 

Art.  35.  Si»  dans  le  cours  de  ses  travaux,  l'entrepreneur  vient  à  reconnaître  que  des 
écoulements  ou  pertes  d'eau  ont  heu  sur  des  conduites  de  concessions  particulières, 
non  comprises  à  son  marché,  il  devra  prévenir  sur-le-champ  les  agents  de  l'administra- 
tion» ainsi  que  les  propriétaires  desdites  conduites,  afin  qu'il  puisse  être  pourvu  sans 
retard  aux  réparations  à  leur  charge.  En  cas  d'infraction  à  cette  obligation,  l'entrepre- 
neur deviendra  responsable  vis-à-vis  de  la  Ville  de  tous  les  dommages  que  ces  fuites 
pourront  occasionner. 

Art.  36.  En  cas  d'urgence,  et  lorsqu'il  y  aura  préjudice  pour  le  service  public  à  in- 
terrompre le  cours  de  l'eau  pendant  le  jour,  l'entrepreneur,  sur  l'ordre  qui  lui  en  sera 
donné,  fera  exéculer  les  travaux  la  nuit,  après  avoir  pris,  pendant  le  jour,  la  précau- 
tion d'étancher  les  pertes  par  une  réparation  provisoire  faite  sans  arrêter  le  cours  de 
l'eau,  s'il  s'agit  de  fuites  sur  les  conduites. 

Art.  37.  L'entrepreneur  est  tenu,  s'il  en  est  requis  : 

i«  De  fournir,  au  prix  du  bordereau  annexé  au  présent  devis,  les  ouvriers  qui  lui  se- 
ront demandés  pour  travaux  en  régie  ; 

^  D'acquitter,  moyennant  un  vingtième  pour  avances  de  fonds,  frais  d'enregistre- 
ment et  timbres,  les  mémoires  de  dépenses  qui  n'ont  pas  assez  d'importance  pour  être 
payés  par  la  caisse  municipale. 

Le  rabais  de  l'adjudication  ne  sera  pas  appliqué  aux  prix  des  journées;  mais,  par  contre» 
il  ne  sera  rien  alloué  pour  fournitures  d'outils,  d'équipages,  pour  avances  de  fonds, 
soins  et  frais  de  conduite. 

Dans  les  travaux  en  régie,  les  ouvriers  seront  payés  à  l'heure  de  travail  effectif.  Une 
heure  sera  accordée  pour  se  rendre  sur  le  lieu  des  travaux,  lorsque  l'exécution  des  tra- 
vaux nécessitera  la  prise  des  matières  brutes  ou  ouvrées  à  l'atelier  de  l'entrepreneur. 

La  saison  d'été  est  comptée  du  1"  mars  au  31  octobre. 

La  saison  d'hiver,  du  1''  novembre  à  la  fin  de  février. 

Les  heures  sous  galeries  seront  payées  un  quart  en  sus  des  heures  à  l'air. 

Les  heures  de  nuit  seront  également  payées  un  quart  en  sus  des  heures  de  jour. 
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La  fourniture  des  ourriers  comprend  oelle  du  mdtériel  iiéeessaii'e  ft  l'exécution  des 
travaux,  tel  que  charrette  à  bras,  fourneau,  soufflet,  outils  de  plombier,  etc.,  etc. 

L'entrepreneur  répond  de  ses  ouvriers,  aussi  bien  de  ceux  qui  travaillent  pour  son 
compte  que  de  ceux  qu'il  fournit  pour  travailler  en  régie. 

Il  tient  compte  de  la  valeur  des  matières  appartenant  tant  à  Tadministration  qu'à  des 
parliculiersy  qui  seraient  détruites  ou  soustraites  pendant  leiirs  opérations,  soit  dans 
rintérieur  des  fontaines  et  regards,  soiisurla  voie  publique. 

An.  98*  U  est  expressément  entendu  que  les  prix  du  bordereau  ne  t>omtont  subir 
de  changements  dans  aucun  cas  *,  ils  comprennent  tous  les  faux  ihiis,  de  quelque  na^ 
ture  qu'ils  soient,  auxquels  peuvent  donner  lieu  les  travaux,  soit  comme  recherche  de 
la  position,  des  tubulures,  mamelons  et  tuyaux,  soit  comme  concours  prété^  suivant  le 
besoin,  aux  agents  du  service  pour  les  manœuvres  relatives  aux  arrêts  d'eau  et  remise 
en  chai'ge  des  conduites. 

L'entrepreneur  ne  pourra  former  aucune  réclamation  à  raison  des  variations  que  les 
droits  d^octroi,  de  douane,  de  navigation,  etc.,  etc.,  viendraient  à  éprouver  pendant  la 
durée  de  l^entreprise. 

S'il  se  présente  quelques  ouvrages  auxquels  les  prix  du  bordereau  ne  soient  pas  ap- 
plicables, l'entrepreneur  devra  le  déclarer  à  l'ingénieur  ou  à  l'inspecteur,  qui  procédera 
suivant  les  formes  indiquées  à  l'article  22  des  clauses  et  conditions  générales. 

Les  prix  dits  de  règlement  sont  absolument  interdits,  et  les  décomptes  devront  être 
exclusivement  établis  d'après  les  prix  du  bordereau,  ou  d'après  ceux  coiisentîs  préala- 
bletnént  à  l'exécution  des  travaux. 

Art.  39.  L*exécution  des  travaux  qui  constituent  le  forfait  nécessitant  des  rapports 
quotidien^  entre  les  agents  de  l'administration  et  l'entrepreneur,  ce  dernier  sera  tenu 
d'avoir  deux  employés  spécialement  chargés  de  la  réception  des  ordres  de  service,  de 
la  surveillance  des  travaux  et  de  la  tenue  contradictoire  des  attachements. 

Ces  agents  se  rendront  tous  ks  jours  àii  bureau  qui  leur  sera  désigné,  à  des  heures 
fixées  à  l'avance.  En  cas  de  non-présence,  l'absence  sera  indiquée  sur  la  feuille  de  ser- 
vice, et  le  délai  d'exécution  courra  de  ce  moment. 

des  agents  ne  seront  admis  qu'après  avoir  été  agréés  par  les  ingénieurs  en  chef  de 
division. 

Indépendamment  de  ces  agents,  l'entrepreneur  sera  tenu  d'avoir  pour  chaque  in- 
spection un  planton  chargé  de  se  transporter  tous  les  soirs,  de  sept  à  neuf  heures,  au 
bureau  de  Tinspecteur  et  au  dotflicile  de  chaque  piqueur-visiteur  pour  les  ordres  de 
service  ou  de  travaux  non  prévus  le  matin  à  l'heure  de  la  réunion  dont  11  a  été  fait  men- 
tion ci-dessus.  Ces  plantons  devront  pointer,  de  la  tnaniëre  qui  leur  sera  indiquée ,  les 
registres  déposés  chez  l'inspecteur  et  chez  les  piqueurs-visiteursi  Chaque  ordre  sera 
préalablement  transcrit  sur  le  registre^  et  lé  pointage  servira  à  attester  cette  remise. 
L'absence  du  pointage  équivaudra,  dans  idtis  lès  cas^  à  la  remisé  de  Tordre  de  service 
quant  au  délai  d'exécution. 

Pour  les  travaux  en  dehors  du  forfait,  les  ordres  de  service  des  ingénieurs  seront  no- 
tifiés à  reotrepreaeur^  Toutefbis  oë  dernier  sera  tenu  d'enVojfer  son  commis,  une  (bis 
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par  semaine  au  moiiis,  chez  chaque  ingénieur  ordinaire,  pour  y  prendre  oonnaissaiice 
de  ce  qui  intéresse  le  service,  et  rendre  compte  des  ordres  qu'il  aurait  reçus. 

Dans  le  cas  où  l'entrepreneur  ^'enverrait  personne,  et  dans  le  cas  encore  oii  lui  et 
ses  agents  refuseraient  de  signer  le  duplicata  de  la  feuille  de  servie^  destinée  à  constater 
sa  présence  au  bureau  de  Tingénieup,  mention  en  serait  faite  sur  cette  feuille,  et  cela 
suffirait  pour  faire  courir  contre  lui  les  délais  présentât  (oit  ppur  Texécution  des  travaux, 
soit  pour  Tacceptation  des  états  de  dépenses. 

L'entrepr^neur  ou  son  commis  devra  se  mettre  à  la  disposition  des  conducteurs  et 
piqueurs,  pour  l'acceptation  des  quantités  portées  sur  les  carnets  d'attachement,  et  cela 
le  lendemain  du  jour  oii  il  en  aura  été  requis  par  ordre  de  service,  faute  de  quoi  il  sera 
fait  mention  sur  lesdits  carnets  de  Tordre  de  serfice  et  de  Tabsenoe  de  l'entrepreneur^ 
et  les  métrages  seront  considérés  comme  acceptés  par  lui. 

Art.  40.  Les  réparatioQS  ne  seront  jamais  entreprises  qu'a{Mrès  l'exécution  des  me- 
sures prescrites  par  les  inspecteurs,  pour  la  manœuvre  des  eaux  et  pour  la  surveillance 
des  travaux. 

1}  est  absolument  interdit  à  l'entrepreneur  d'ordonner  de  scm  chef  aucune  manœuvre 
sur  les  conduites  ou  sur  les  branchements  de  concession,  soit  pour  arriver  à  une  répa- 
ration, soit  pour  faire  une  prise  d'eau,  soit  pour  toute  autre  cause.  Toute  infraction  à 
cet  égard  serait  constatée  par  procès-'VerbaK  et  punie  d'une  amende  de  cent  francs. 

Pareille  défense  est  faite  pour  la  manoeuvre  des  vannes  des  égouts. 

Avant  d'entreprendre  une  réparation ,  l'entrepreneur  devra  toujours  avertir  préala* 
blement,  soit  Tinspecteur,  soit  les  piqueurs- visiteurs,  de  l'heure  à  laquelle  il  eompte 
envoyer  ses  ouvriers  sur  le  lieu  du  travail,  si  déjà  Tordre  de  service  n'a  fixé  cette 
heure. 

n  devra  également  faire  connaître  Tordre  dans  lequel  seipnt  entreprises  les  répara^ 
tiens  qu'il  compte  exécuter  dans  le  cours  d'une  même  journée,  si  cette  indication  ne  lui 
a  déjà  été  donnée  par  Tordre  de  service. 

Dans  le  cas  où  l'entrepreneur  ne  s'astreindrait  pas  à  cette  marche,  il  lui  serait  fait  une 
retenue  de  dnq  francs  par  chaque  infraction  constatée. 

Art.  41.  Lorsque  l'entrepreneur  aura  reçu  avis  d'une  ou  plusieurs  fuites  d'aau,  d'en* 
fonceiment  de  pavés  ou  d'excavations,  il  sera  tenu  d'y  mettre  des  ouvriers  en  nombre 
sufl^sant  pour  que,  dans  les  vingt-quatre  heures  qui  suivront  l'avertissement  ou  Tordre 
qu'il  9ura  reçu,  la  réparation  soit  effectuée. 

Dans  le  cas  où  cette  réparation  serait  de  nature  à  ne  pouvoir  être  entreprise  et  ter^ 
mimée  duns  les  vingt-quatre  heures,  l'entrepreneur  pourvoira  sur-le-champ  à  la  sûreté 
de  la  voie  publique,,  soit  en  comblant  les  excavations,  soit  en  les  entourant  de  barrières, 
les  éclairant  dans  la  nuit  avec  des  appliques ,  et  y  posant  des  gardiens ,  le  tout  à 
ses  frais. 

Toutes  les  réparations  devront  être  commencées  dans  les  vingt-quatre  heures  de  Tar 
verti^sement,  et  continuées  s^ps  interruption. 

A  défaut  d'un  commencement  d'exécution  dans  (^  délai,  ou  en  cas  de  suspension  de 
travaux  entrepris,  l'entrepreneur  sera  passible  d'une  amende  de  50  fr.  pour  chaque 
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jour  excédant  les  vingt-quatre  heures  de  Tavertissement,  ou  pour  chaque  jour  de 
suspension.    - 

Pour  rétablissement  des  branchements  de  concession,  l'entrepreneur  devra  entre- 
prendre, dans  les  trois  jours  au  plus  de  l'avertissement ,  les  travaux  de  prise  d'eau, 
de  pose  et  de  raccordement  qui  lui  seront  indiqués,  ou  justifier  des  causes  qui  s'op- 
posent à  Texécution  du  travail.  Passé  ce  délai,  il  sera  passible  d'une  amende  de  vingt 
francs  par  chaque  jour  de  retard. 

En  ce  qui  concerne  les  travaux  de  pose  de  conduites  et  autres ,  l'entrepreneur  sera 
tenu  de  commencer  dans  un  délai  de  trois  jours,  à  partir  de  celui  où  l'ordre  de  service 
lui  aura  été  donné,  et  de  les  continuer  sans  interruption.  Tout  retard  ou  toute  suspen- 
sion donnera  lieu  à  l'application  de  Tamende  de  50  fr.»  spécifiée  ci-dessus. 

Les  tranchées  auxquelles  les  travaux  de  pose  ou  de  renouvellement  de  conduites 
donneront  lieu  seront  comblées,  avec  les  soins  indiqués  à  l'article  ci-dessus^  n^  16. 

Art.  42.  Lorsque  l'entrepreneur  ne  se  sera  pas  conformé  à  Tordre  qui  lui  aura  été  donné 
pour  eiïectuer  une  réparation,  et  quMl  se  sera  écoulé  plus  de  vingt-quatre  heures ,  à 
partir  de  la  date  de  cet  ordre,  les  inspecteurs  pourront,  sans  qu'il  soit  besoin  d'une  nou- 
velle mise  en  demeure,  établir  des  ouvriers  à  ses  frais ,  et  les  mémoires  des  ouvrages 
ainsi  exécutés,  dressés  par  les  inspecteurs,  vérifiés  par  les  ingénieurs  en  chef,  et  arrêtés 
par  l'ingénieur  en  chef  directeur,  seront  rendus  exécutoires  par  le  préfet. 

Art.  43.  Les  travaux  faisant  partie  du  forfait  ne  donneront  lieu  à  aucune  réception , 
l'entrepreneur  restant  garant  de  leur  bonne  exécution  pendant  toute  la  durée  de  son 
bail,  et  demeurant.chargé  des  réparations. 

Les  travaux  neufs  seront  entretenus  par  lui  jusqu'à  la  fin  de  Pannée  dans  laquelle 
ils  auront  été  exécutés,  et  passeront,  à  partir  du  i''^  janvier  suivant,  à  l'entretien  de  la 
Ville,  à  quelque  époque  de  Tannée  qu'ils  aient  été  terminés,  et  aux  conditions  stipu- 
lées au  chapitre  n,  article  10. 

Art.  44.  La  somme  allouée  à  forfait  pour  l'exécution  des  travaux  d'entretien  sera 
payée  par  quart,  de  trois  mois  en  trois  mois,  dans  les  deux  mois  qui  suivront  Texpira- 
tion  de  chaque  trimestre.  Ces  payements  seront  effectués  sur  le  certificat  constatant 
que  l'entrepreneur  a  rempli  toutes  les  obligations  qui  lui  étaient  imposées. 

Pour  ce  qui  concerne  les  travaux  neufs^  Tentrepreneur  recevra  des  à-compte  au  fur 
et  à  mesure  du  degré  d'avancement  des  travaux,  et  jusqu'à  concurrence  des  9/ 10  de  la 
dépense  faite.  Le  dernier  dixième  ne  sera  payé  que  dans  le  premier  trimestre  de  l'exer- 
cice suivant. 

Art.  45.  Pour  garantir,  à  la  fin  du  marché^  la  remise  en  bon  état  des  objets  à  entrete- 
nir, et  l'exact  accomplissement  de  toutes  les  clauses  et  conditions  souscrites,  Tentrepre- 
neur ne  sera  payé  du  prix  des  deux  derniers  trimestres  de  la  dernière  année  de  son  bail 
qu'après  la  réception  définitive,  qui  sera  faite  par  l'ingénieur  en  chef  directeur,  et  d'après 
laquelle  il  sera  quitte  et  déchargé  de  toutes  ses  obligations.  La  mise  en  bon  état  de 
service  du  matériel  confié  aux  soins  de  Tentrepreneur  sera  constatée  par  procès-verbal. 

Art.  46.  Il  sera  dressé  tous  les  mois,  et  pour  chaque  crédit  sur  lequel  le  travail  est 
imputable,  un  état  collectif  des  retenues  que  Tentrepreneur  aura  encourues  par  suite 
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àe  rapfdication  des  clauses  du  présent  devis.  Cet  état  sera  soumis  à  l'approbation  de 
H.  le  préfet,  après  que  l'entrepreneur  aura  été  appelé  à  en  prendre  connaissance  au  bu- 
reau de  l'ingénieur  en  chef  de  la  division,  et  à  produire  ses  observations  dans  un  délai 
de  cinq  jours,  à  compter  de  la  date  de  l'avis  qui  lui  en  aura  été  donné. 

Lesdites  retenues  seront  prélevées  sur  le  montant  des  travaux  auxquels  elles  seront 
appliquées,  et  elles  seront  opérées  sur  le  montant  du  premier  payement  à  faire  à  l'en- 
trepreneur. 

En  cas  d'insuffisance,  elles  seront  prises  sur  le  cautionnement,  et  les  sommes  ainsi 
prélevées  devront  être  réintégrées  par  l'adjudicataire  dans  le  délai  d'un  mois. 

Art.  47.  Les  frais  d'éclairage  et  de  gardiennage  sont  exclusivement  à  la  charge  de 
l'entrepreneur,  aussi  bien  pour  les  travaux  neufs  que  pour  ceux  qui  font  partie  du 
forfait. 

Il  restera  garant  et  responsable  dudit  éclairage,  soit  envers  la  police,  dont  il  devra  exé.- 
cuter  les  ordonnances,  soit  à  l'égard  des  tiers  en  cas  d'accident. 

Il  en  sera  de  même  des  frais  d'échafaudage. 

Art.  48.  En  cas  d'incendie  dans  Paris  ou  dans  les  faubourgs,  l'entrepreneur,  ses 
agents  et  ses  ouvriers  doivent  être  entièrement  à  la  disposition  du  service,  et  se  trans- 
porter, les  dimanches  et  les  jours  fériés,  comme  les  autres  jours,  sur  Tordre  des  ingé- 
nieurs et  inspecteurs,  partout  où  les  manœuvres  à  exécuter  pourraient  réclamer  leur 
présence. 

Art.  49, 50, 51  et  52,  conformes  aux  articles  21 ,  22, 23  et  24  du  devis  précédent. 

Le  présent  devis  dressé ,  etc.,  etc. 


168.  Bordereau  des  prix  applicables  aux  travaux  de  fontainerie  concer- 
nant les  conduites  et  ouvrages  accessoires  servant  à  la  distribution  des 
eaux  de  Paris. 

Nota.  Tous  les  prix  ci-dessous  comprennent  les  faux  frais  et  le  bénéfice  de  renlrepreneur,  et  seront 
frappés  du  rabais  de  radjudication,  à  Texception  de  ceux  portés  dans  la  i^  section  du  chapitre  U,  les- 
quels se  rapportent  aux  benres  et  Journées  d'ouvrier  (Toir  Tart.  87  du  Devis). 

CHAPITRE  PREMIER.  —  forfait. 
4*  Entretien  des  conduites  et  appareils  de  distributum  remis  à  Fentreprenewr 
à  f  origine  de  son  bail. 
Montant  annuel  du  forfait,  tel  qu'il  existe  au  tableau  annexé  au  devis,    •    M^190ffiO 

2«  Entretien  des  conduites  et  appareils  de  distribution  remis  à  ^entrepreneur 
pendant  la  durée  de  son  bail. 

DÉBIGNATIOII  DBS  0UT1A6SS.  de  rânHé. 

f.   c 

Un  mètre  linéaire  de  conduite,  quel  que  soit  le  diamètre 0,08 

Une  bome-foiitaine  (grand  on  petit  ipodèle),  une  bouche  d'eau  sous  trottoir,  une 
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BtiiGVÀTlOll  BBS  OUVEÀGM.  ^^  r^lL 

de  1  aDilé. 

f.   p. 

botte  ou  UQ  poteai)  d'arrosemeDl  (noa  compris  le  bran^bepient  payé  h  part, 

voir  ci-après. ^    .     ,     , iO,00 

Une  boroe-fontainp  à  repous^ir  ^  (pour  seryipe  public  coDtinu)  {I4m}  ,    •    «  B0,00 

Un^ffetd'eau  d'urinoir  (/(/.)  .     ,    .     .    , , S^OO 

Un  coffre  dincendie  (/rf,) ,  3,00 

Une  citerne  de  bureau  de  stationnement  {Id,) f    •    t    •    t  0)00 

Un  regard  à  cuvette  de  distribution  sans  puisage  public.  » 9,00 

Une  fontaine  monumentale ,.«•..  60,00 

Une  fontaine  de  puisage  à  la  sangle,  ou  une  fontaine  nfiarcbande  comprenant 

les  cuvettes,  réservoirs,  mécanismes^  conduites  et  autres  agrès  hydrauliques.  100,00 

Un  branchement  en  plomb  et  ses  dépendances  (quelle  que  soit  la  longue^ir).    •  1,25 

CHAPITRE  U.  —  OUVRAGES  en  dehors  du  forfait. 
PREMIÈRE  SECTION.  —  Hcures  etjoumées. 

Um  beuve  d'été  d'nn  compagnon  plombier,  d*un  ajusteur  en  «uivve,  ou  d'un 

9firrurieF 0,80 

Hnp  b^ure  d'hiver  d'un  oonipagnon  plombm,  d'un  ajusteur  en  puivre,  ou  d'un 

serrurier 0,56 

Une  beura  0'été  da  poseur.     .    , 0,40 

*-      d'hiver     — 0,45 

Une  heure  d'été  d'un  aide 0,30 

—  d'hiver      — 0,35 

Ui|6  bmrê  d'été  d'un  terraasief ,  pioebeur,  pelieur  qo  manœuvre 0,30 

-I-       d'biver              ^                              ^    •    ,    • 0,35 

Une  heure  d'été  d'un  maçon 0,60 

—  d'hiver       — .    .    ,  0,55 

Une  heure  d'été  d'un  limousin 0,36 

—  d'hiver       -*•.,.••.,..•, 0,40 

Une  heure  d'été  d'un  tailleur  de  pierre,  scieur,  poseur 0,55 

—  d'hiver             —                       — 0,60 

Une  heHM  d'été  d'im  emnpagnm  cbaipentier 0,55 

—  d'hiver              — 0.60 

Vpa  bai|i!«  d'été  d'un  ooltindor  ou  aide  ,    « 0,45 

—  d'hiver              — 0,50 

Une  heure  d'été  d'un  compagnon  bitumeur 0,45 

—  d'hiver              —           0,50 

*  Il  n'y  a  à  Paris  que  fort  peu  de  bornes-fontaines  à  repoussoir,  de  sorte  que  le  prix  de  leur 

entretien,  ne  devant  avoir  qu*uoe  influence  insignifiante  sur  le  résaHat  du  forfait,  n'a  pas  été 
étudié  ;  nous  le  croyons  exagéré. 
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DtelGNATION  DB8  OUVRAGES.  ^  ***'^^ 

de  1  Qoilé. 

r.  c. 

Une  heure  d'été  d'uu  aide  bitumeiir <     .    .     .     .  0,d& 

—       dhiver             — 0,40 

Une  journée  de  voiture  ou  binard  à  1  cheval  (compris  le  conducteur).     .    •    .  12,00 

—                          à  S  chevaux               —            .    .     .     i    .  16»00 

Une  journée  de  cheval »    .    .    *    .  6,50 

Une  journée  de  gardien ^    ......    .  i,00 

Une  nuit  de  gardien 2,50 

BBuxiÈHB  SBCTioN.  -^  Tratispôtfts. 

Un  voyage  de  voiture  ou  binard  à  1  cheval^  dans  Tintérieur  de  Paris,  et  sur  les 

boulevards  extérieurs  (compris  le  condiictelir) 3,60 

Un  voyage  de  voiture  ou  binard  à  S  chevaux^  dans  Tintérieur  de  Paris  et  sur  les 

boulevards  extéricui*s  (compris  le  conducteur) 6,00 

Un  voyage  de  voiture  à  bras            —             2,00 

En  dehors  des^limites  indiquées  ci-dessus^  leë  prix  seront  augmentés  d'uli  quart. 
Chargement  et  déchargement,  compris  rangement  des  matières  dans  les  ma- 
gasins, par  voyage  de  voiture  ou  de  binard  à  i  cheval.    «    .    .    *    4    .    .  2,00 
—                                     à  2  chevaux 2,50 

tftOisttiB  sECTioit.  — '  Fournitures. 

1®  Matériaux  bruts. 

Le  kilogramme  de  plomb  en  saumon. 0,60 

—  •         en  tables  (dans  les  dimensions  commerciales).  .    .    .  0,68 

—  de  zinc  en  plaques 0,65 

—  en  feuilles 0,7K 

—  de  cuivre  rouge  en  lingots 2,90 

—  en  planches. 3^00 

—  de  cuivre  jaune  en  lingots 1,80 

—  en  planches 2,50 

—  d'étain  en  lingots 2,20 

—  de  fer  laminé 0,45 

—  de  fer  de  roche 0,60 

—  de  tôle 0,70 

—  de  minium  anglais  (poudre) 0,90 

—  de  blanc  de  céruse  broyé  à  rhuile I,i0 

Le  mètre  cube  de  moellons  bruts 10,00 

—  de  meulière  brute 12,00 

—  de  pierre  de  taille  de  roche 66,00 

—  de  sable  de  plaine -^^^O 

—  de  sable  de  rivière 5,00 

—  de  sable  tamiséi 8,00 
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DfiSIOllÀTION  DBS  OUVRAGES.  ^  ?.**?, 

de  l'unité. 

f.  c. 

Le  mètre  cube  de  cailloux  lavé  et  purgé  de  terre 6,00 

—  de  chaux  hydraulique  vive,  naturelle  ou  artificielle 45,00 

—  de  plâtre  en  poudre  (44  sacs  au  mètre  cube) 20,00 

Le  millier  de  briques  de  Bourgogne,  première  qualité 90,00 

Le  kilogramme  de  ciment  hydraulique  (déduction  faite  de  la  tare  du  fût).    .    .  0,iO 

Le  mètre  cube  de  bois  de  sapin  du  nord 80,00 

—  de  chêne 90,00 

Les  100  kilogrammes  de  bitume  raflSné 40,00 

—  de  mastic  asphaltique 16,00 

^  Matériaux  prêts  d  être  emphyés. 
Le  kilogramme  de  plomb  pour  rondelles,  tuyaux  refoulés  et  coupés  de  lon- 
gueur, joints  coulés,  etc 0,75 

—  —        pour  fonte  et  façon 0,20 

—  de  soudure,  compris  le  charbon 2,00 

—  —       vieille,  remployée 1,00 

—  de  bronze,  pour  soupape,  bonde  de  fond,  robinets,  etc.,  etc., 

compris  la  fonte,  le  rodage  et  l'ajustage.    .    .  S,00 

—  — >         pour  pièces  au-dessous  de  2  kilogranunes.  •     .     .  6,00 

—  —         pour  fonte  sur  modèle^  non  compris  l'ajustage.    .  4,00 

—  —         pour  fonte  et  façon 2,50 

—  —         pour  fonte  seulement 1 ,50 

Quand  il  sera  fait  usage  de  cuivre  jaune  ou  laiton,  tous  ceux  des  prix  ci-dessus 

qui  comprennent  fourniture  de  métal  seront  diminués,  par  kilogramme,  de.      0,50 
Quand  on  livrera  du  laiton  en  contre-poids  d'une  fourniture  de  bronze,  il  sera 

ajouté  au  prix  de  fonte  et  fiiçon,  par  kilogranune 0,50 

Le  kilogramme  de  cuivre  rouge  laminé  pour  tuyaux,  cuvettes,  récipients,  flot- 
teurs cylindriques,  exécutés  suivant 
les  diverses  formes  prescrites  .     .    .     6,00 

—  —  pour  flotteurs  sphériques  et  pièces  exé- 

cutées avec  précision,  telles  qu'appa- 
reils de  jauge,  compris  les  accessoires 
en  cuivre  fondu,  tourné,  soudé.     .     .      8,00 

—  de  zinc  pour  tuyaux,  flotteurs  cylindriques,  etc.,  etc.    .    .    .      3,75 

—  de  fer  forgé  pour  agrafes  de  tuyaux  ou  gargouilles 1,00 

—  —         pour  boulons,  écrous,  colliers,  frettes,  brides, 

contre-brides  et  armature  de  flotteurs.    ...      1,50 

—  de  fer  pour  mécanismes  des  soupapes,  fontaines,  etc.,  et  autres 

pièces  ^ès-ouvragées  comprenant  tournage  et  filetage  à  la 
filière 1,70 

—  de  fer  pour  galvanisation  des  pièces  de  fantaisie 0,75 
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de  1  moilé. 

L  t. 

Le  kilogramme  de  foQte,  pour  bouches  d'eau,  etc.,  etc.  .    •    • 0,35 

Tuyaux,  couvertures,  etc.,  etc.,  compris  rivets. 1,40 

Nota.  Tous  les  objets  en  fer  forgé  doivent  être  bitumés.  Les  prix  ci-dessus  comprennent 

le  bliumage. 

Le  kilogramme  de  corde  goudronnée :    .    .    •      1,00 

—  de  minium  préparé  pour  la  confection  des  joints,  dans  la  pro-> 

portion  de  2  parties  de  céruse  pour  1  partie  de  minium.  •    .      1 ,05 
Le  mètre  cube  de  chaux  éteinte 36,00 

—  de  mortier  composé  d'une  partie  de  chaux  hydraulique  éteinte, 

et  de  3  parties  de  sable 20,00 

—  de  mortier  composé  de  2  parties  de  ciment  hydraulique  et  de  3 

parties  de  sable •    80,00 

—  de  mortier  composé  de  parties  égales  de  ciment  hydraulique  et 

de  sable  fin 100,00 

—  de  moellons  de  roche,  piqués 15,00 

—  de  meulière  smillée 17,00 

QUATRiÈMB  SBGTioii.  —  Travùux  (k  main^cFœuvre  et  ouvrages  compris,  fournitures* 

Le  kilogramme  de  plomb  pour  tuyaux  droits  ou  courbes,  soudés  longitudinale- 
ment,  tubulures,  moignons  et  culottes  de  toute  espèce  (la  soudure  étant  comp- 
tée à  part,  suivant  le  tarif  et  comme  à  l'article  suivant) 0,89 

Nota.  Le  poids  sera  évalué  conformément  au  tarif  de  Tari.  30  da  Devis. 

Une  bouche  d'eau  eu  fonte  posée  en  réparation ,  avec  la  rondelle  en  cuivre 

filetée 6,00 

Un  boulon  de  bouche  d'eau  posé  en  réparation,  avec  la  clavette  et  sa  chaîne. .      1,50 

Un  boulon  seul  posé  en  réparation 0,50 

Façon  d'un  pas  de  vis  enlevé  sur  le  tour^  de  0»,02  à  0»,06  de  diamètre  et  de 

0«,02  à  0«,06  de  longueur 2,00 

Un  tuyau  en  bois  de  chêne  pour  bouche  à  clef,  de  1»  de  longueur  et  de  0",20 
de  diamètre,  entièrement  purgé  d'aubier,  percé  d'un  trou  de  0"',108  de  dia- 
mètre, goudronné  intérieurement  et  extérieurement  et  garni  d'une  frette  de 
0-,05  de  hauteur  et  de  0*,008  d'épaisseur,  fixée  avec  quatre  vis  à  bois. .    .    10,00 
Un  tampon  en  fonte  avec  son  châssis  pour  les  bouches  à  clef  grand  modèle,  mis 

en  place.  •    .    •      2,50 
—  _  petit  modèle,  ûf. .      2,00 

Le  tampon  seul,  disposé  pour  recevoir  la  chaîne  (grand  modèle) 0,75 

—  —  (petit  modèle) 0,65 

Une  chaîne  ajustée  et  posée  en  réparation ,  pour  fixer  le  tampon  au  tuyau  en 

bois  de  la  bouche  à  clef. ^ 1 ,80 

Un  tabernacle  de  bouche  à  clef,  compris  fourniture  de  briques  et  main-d'œuvre.      3,70 
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f.   c. 

Pour  main-d'œuvre  seulement i)00 

Un  dessus  de  tabernacle  en  bois  de  chéne^  de  0",04i  d'épaisseur  et  0",35  en 

carré,  goudronné  sur  toutes  ses  faces i»BO 

Une  clavette  double  en  cuivre  pour  fixer  les  boulons  de  bouche  ou  les  clefs 

de  robinet 0,30 


DlAHfcTRBS 

0.0i7 

0.054 

m 

0.081 

o!îo8 

0.135 

m 
0.162 

m 
0.19 

0,216 

m 

0.25 

m 
0.30 

m 
0.325 

m 
0,35 

m 
0,40 

0,50 

0.60 

f 

UneroDdeUeencuîr 
gret  pour  tuyaux.. 

f 
0,13 

f 
0,i0 

f 
0,50 

f 
0,70 

f 
0.90 

f 
1.10 

f 
1.30 

f 
1,50 

f 
1.70 

f 
1.00 

f 
2,00 

f 
2.20 

f 
2.50 

f 
3,00 

UDcoUieràluDettes, 
compris  les  boulons 
(le  serrage  :  poids. 

prix.. 

» 

k 
3.65 

f 
5.50 

6.00 

k 
6,50 

k 
4.65 

f 
7,00 

k 
5.65 

f 
S,50 

k 
10.00 

10.50 

k 

11.50 

k       k 
8.00   8.65 

f        f 
12.00  13,00 

k       k 
10.00  16,65 

15,0025,00 

k 
20.00 

30.00 

Coupem^  de  tuyaux. 

» 

» 

0.75 

1.00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2.50 

3.00 

3,25 

3,50 

4,00 

5.00 

6,00 

Essai  d'un  tuyau  ou 
d'un  ro^bf net 

» 

» 

0.20 

0.25 

0,30 

0,35 

0,40 

0,50 

6,60 

0.75 

0,80 

1,60 

l.«5 

1.50    1.75 

Percement  d'un  trou  de  boulon  dans  une  bride  en  fonte,  en  fer  ou  en  cuivre , 

quels  que  soient  le  diamètre  et  l'épaisseur  de  la  bride 0 ,70 

Percement  d'un  trou  de  O^^OIS  à  0",04i  de  diamètre  dans  un  tuyau  en  fonte.    .  2,00 

—  deO«,05  àO-,108                           —                       .     .  4,00 

—  de0-,i35à0-,30                             —                       .    .  5,00 
Percement  d'un  tuyau  en  tôle  et  bitume,  comprenant  l'enlèvement  du  bitume  à 

cbaud,  le  nettoiement  de  la  tôle  et  de  son  étamage,  le  percement  de  la  con- 
duite au  trépan ,  l'ajustage  et  le  soudage  du  tuyau  en  plomb ,  la  fourniture 
de  la  soudure  et  le  replacement  du  bitume  : 

Pour  un  trou  d'un  diamètre  de  0",Oâl 2,55 

—  deO«,027 3,55 

—  deO»,03 3,95 

—  deO-,035 i|,45 

—  de  0",04 4,95 

—  deO-,045 5,40 

—  de  0«,05 5,90 

—  de  0«,06 6,80 

—  deO-,081 7,50 

Un  robinet  de  borne-fontaine  en  bronze^  pesant  4  kilog. ,  a  soupape,  siège  indépen- 
dant du  boisseau,  soupape  rappelée  par  un  ressort  spiral,  ou  par  une  vis  modé- 
ratrice, faisant  corpaavec  le  robinet  (compris  plus-value  pour  pas  de  vis  et  cuir).  37,00 

—  à  repoussoir A&fiO 

—  à  cône  renversé,  pesant  4^,50 35>K0 
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de  1  aniié. 

f.  p. 

Un  robinet  de  jaugea  3  elefo,  pesant  6^,  compris  armature  en  bronie.    •  30,00 
Un  chapeau  en  fonte,  pesant  S^^,  pour  robinet,  de  0in,04t^  et  de  O^^'.Oô,  compris 

ajustement i,50 

—  pesant  0^,60  pour  robinet  de  0",0â7  et  de  0«,034 0,80 

Un  cadenas  à  combinaison,  conforme  au  modèle  de  la  Ville 5,00 

Un  cadenas  pour  arrêt  de  décharge,  avec  garniture  en  cuivre 5,00 

Déplacement  d'une  prise  d'eau  de  0^,027  sur  tubulure,  ou  percement  avec 

remploi  du  robinet  et  de  la  bouche  à  clef  (sans  allongement  de  branchement).  6,00 

—  (aveo  allongement  jusqu'à  i'^^OO) 15,00 

— -  avec  substitution  d'un  robinet  à  mamelon  (sans  allongement 

de  branchement) 28,00 

—  (avec  allongement  jusqu'à  i",00) 36,00 

Déplacement  d'une  prise  d'eau  de  0»,06,  avec  remploi  du  robinet  et  de  la 

bouche  à  clef,  et  dépose  du  premier  tuyau  pour  raccourcissement.    .    •  17,00 

—  avec  allongement  de  branchement  jusqu'à  i^'^QO.    •    .    «  28,00 

Exhaussement  ou  abaissement  d'une  bouche  à  clef. 2,50 

Un  bouton  en  fonte  pour  repoussoir  de  borne-fontaine 0,75 

Un  ajustement  de  robinet  de  0^,020  à  0"^34  de  diamètre 0,75 

—  de0»,041  à  0«,054 i,50 

Un  piton  en  fort  fil  de  fer  pour  chaînette  de  boulon  de  bouche  d'eau.    .     .    .  0,05 

Une  tige  de  repoussoir  de  borne- fontaine,  avec  chapeau  en  fonte 1,50 

Une  clef  de  serrure  de  borne-fontaine. 1,50 

Une  crapaudiue  en  cuivre.     . 0,25 

Une  ligature  en  fil  de  fer  galvanisé  pour  attache  de  pas  de  vis  d'incendie  ou 

d'arrosement 0,25 

Le  mètre  cube  de  déblai,  quelle  que  soit  la  nature  du  terrain 0,38 

Jet  à  la  pelle  jusqu'à  2°"  de  hauteur,  ou  charge  en  tombereau  et  en  brouette.  •  0,12 

Transport  en  brouette  à  30°"  en  terrain  plat,  ou  à  20»  en  rampe  inclinée  à  1/10.  0,12 
Transport  au  tombereau  à  une  première  distance  de  100*°,  compris  le  temps  du 

chargement  et  du  déchargement 0,45 

Pour  chaque  distance  de  100""  en  plus 0,08 

Le  mètre  cube  de  déblai  pour  fouille,  charge  et  transport  aux  décharges  pu- 
bliques   2,30 

Le  mètre  cube  de  déblai,  repris  sur  le  bord  de  la  tranchée,  et  employé  en 

remblai 0,15 

—       pilonné  par  couche  de  0",10  et  arrosé 0,15 

Le  mètre  carré  de  tranchée  pour  dressement  du  fond 0,10 

Le  mètre  cube  de  béton,  composé  de  0^,52  de  mortier  du  n<»  99,  et  de  0^,78 

de  caillou  mis  en  place  et  pilonné 20,00 

Le  mètre  cube  de  maçonnerie  de  meulière  brute,  avec  mortier  à  20  fr.    .    •  22,00 
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f.   f. 

Le  mètre  cube  de  maçonnerie  de  meulière  brute,  avec  mortier  à  80  fr..    •    .    S0,00 

—  de  moellons  bruts,  avec  mortier  à  20  fr.  .    •    .    20,00 

—  de  briques  de  Bourgogne  hourdées  en  ciment 

hydraulique,  compris  cintre  et  chape.  .  .  •  100,00 
Le  mètre  carré  de  parements  vus  de  meulière  ou  de  moellon  pour  smillage  et 

rejointoiement  en  mortier  de  chaux  hydraulique 2,00 

Le  mètre  carré  de  parements  vus  de  meulière  ou  de  moellon  pour  smillage,  et 

rejointoiement  en  mortier  de  ciment 4,00 

Le  mètre  carré  d'enduit  en  ciment  hydraulique  de  0^,03  d'épaisseur  sur  murs 

en  moellons  ou  meulières,  compris  rocaillage  et  renformis 6,00 

Scellement  en  ciment  hydraulique  d'une  console  en  fonte  pour  tuyau  de  0^,081 

à0«,2i6 2.50 

—  de0°>,25à0»,60 3,00 

Descellement  et  bouchement  du  trou,  quel  que  soit  le  diamètre  du  tuyau.    .  1,50 

Taille  et  évidement  d'un  souiUard  grand  modèle 12,00 

—  petit  modèle 10,00 

—  d'une  cuvette  posée  sous  les  grilles  des  bornes.    •    .    •      7,00 

Percement  de  voûte  d'égout,  et  raccord  de  la  maçonnerie 8,00 

Le  mètre  linéaire  de  joints  de  pavés  coulés  en  bitume,  toutes  mains-d'œuvre  et 

,   fournitures  comprises i^OO 

—  refait 0,80 

—  de  joints  sur  dallage 0,80 

—  refait 0,70 

CINQUIÈME  SECTION,  —  Ouvrag€8  complets. 

/En  terre  sur  tubulure,  avec  bouche  à  clef. ....  65,00 

*-      avec  percement  et  bouche  à  clef..   •  .   .  60,00 

—      sur  mamelon  taraudé,  avec  bouche  à  clef.  50,00 

Prise  d'eau  de  0«,027,aveclj;^^^y^gyyjybulure,  sans  bouche  à  clef..   ...  60.00 

robinet  en  bronze  pesant)      _  _  avec  bouche  à  clef .  .  .  .  80,00 

4»,  non  compris  le  poids  J      _      avec  percement,  sans  bouche  à  clef .  .   .  55,00 

du  chapeau  en  fonte  •  •  /      «.  _  avec  bouche  à  clef.  .  .  75,00 

—  sur  mamelon  taraudé,  sans  bouche  à  clef.  40,00 

—  —  avec  bouche  à  clef.    60,00 
/En  terre  sur  tubulure,  avec  bouche  à  clef.  •   .  .  135,00 

Prise  d'eau  de  0-,06.  aveci      _     ^^^  percement  et  bouche  à  clef .  .  .  .  150.00 

robinet  eu  bronze  pesant^  ^^  ^^^^^^^  ^^  ^^^^^  ^  ^j^  ^  ^3^0^, 

20k,noncompri8lepoids<      _  _  avec  bouche  à  def.   .  .  .  165.00 

du  chapeau  et  de  la  ron-l      _     ^^^^  percement,  sans  bouche  à  clef. .  .  135,00 

délie  en  fonte \      _  _  avec  bouche  à  clef . .  .  170,00 

Nota.  Les  colliers  ii  lunettes  seront  payés  à  part,  aux  prix  portés  ci-dessus. 
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PRIX 

deraniié. 
f.   c. 

Une  bouche  à  clef. i9,00 


Pose  d*une  ventouse  à  flotteur,  compris  percement  des  trous  de  boulons.  • 


8,00 


Po9e  dune  bome^fontaine,  non  compris  le  branche- 
ment alimentaire  et  ses  dépendances. 

Démontage  de  la  chaussée  oa  du  trottoir,  déblais,  en- 
lèvement des  terres,  remblsds^  pilonnage  et  raccor- 
dement  

Maçonnerie  de  fondation 

Bitamage  des  joints  de  pavés 

Sooillard  ou  cavette •  •  •  • 

Porte  en  tôle  avec  tourilloùs,  compris  ajustage  et  pose. 

Serrure  en  cuivre  nouveau  modèle  et  cache-entrée, 
mise  en  place 

Double  transport  de  la  borne,  armature,  compris  le  tuyau 
en  plomb  à  Tintérieur,  bouche  d'eau^  peinture. . 

Robinet  à  soupape 

Grille  en  fer  forgé 


Prix  d'une  borne  mise  en  place  < 


GRAMD  MODÈLE. 

PETIT  MODÈLE. 

kyec 
souiUard 

Snr 
trouoir. 

Avec 
sooillard 

troUoir.  1 

f    c 
8,50 

f     V 

10,00 

r    c 
8,50 

f    c 
10,00 

i2,00 

9,00 

9,00 

8,00 

20,00 

10,00 

20,00 

10,00 

32,00 

11,00 

22,00 

11,00 

6,50 

6,50 

5,30 

5,50 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

50,00 

50.00 

46,00 

46,00 

37,00 

37,00 

37,00 

37,00 

» 

14,50 

» 

14,50 

174,00 

156,00 

156,00 

150,00 

Dépose  dune  borne- fontaine  y  grand  ou  petit  modèle. 
Terrassements,  démolition  de  maçonnerie,  etc.  (non  compris  la  dépose  du  bran- 
chement, comptée  à  part) 3,00 

Transport  et  rangement 3,00 

Prix  d'une  borne-fontaine  déposée 6,00 


Repose  dune  borne-fontaine. 

Démontage  de  la  chaussée  ou  du  trottoir,  déblais,  en- 
lèvement des  terres,  remblais,  pilonnage  et  raccor- 
dement  

Maçonnerie  de  fondation 

Bitumage  des  joints  de  pavés 

Transport  de  lu  borne  de  son  ancienne  place  à  la  nou- 
velle, repose,  toutes  mains-d'œuvre  et  fourniture  com- 
prises, le  branchement  seul  étant  compté  à  part.  .   . 

Prix  d'une  borne-fontaine  reposée 


GRAND  MODÈLE. 

PETIT  MODÈLE. 

11.^    ^    -MI            > 

.    -  ■*>  ^  ■i^  ■     ^ 

Avec 
sooillard 

Sur 
trottoir. 

Avec 
souiilard 

Sor 
trottoir. 

f    r 
8,50 

f    c 
10,00 

f    c 
8,50 

f    p 
10,00 

12,00 

9,00 

9,00 

8,00 

20,00 

10,00 

20,00 

10,00 

4,50 

5,00 

4,50 

5,00 

45,00 

34,00 

41,00 

33,00 

r      ■■-: 
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de  l'anité. 

f.  c. 

Pose  étune  bouche  deau  soKs  trottoir. 

Boite  en  fonte  confonne  au  modèle  . 38,00 

C!ouvercle  en  tôle  ouvrée  avec  tourillons,  compris  ajustage  et  pose.    .  9,00 

Robinet  en  bronze  pesant  16  kil.,  et  plus-value  pour  pas  de  vis.  .    .  86,00 

Serrure  en  cuivre 8,00 

Plomb,  fer^  brides  et  pose 9,00 

Dégorgeoir  en  fonte,  conforme  au  modèle 48,00 

Prix  d'une  bouche  d'eau  mise  en  place ; •  188,00 

Dépose  (Pune  bomche  (Peau. 

Dépose 3,00 

Transport  et  rangement 3,00 

Prix  de  la  dépose  d'une  bouche  d'eau 6,00 

Repose  (tune  bouche  deau. 
Terrassements,  déblocage  et  reblocage,  enlèvement  de  terres,  etc.     .       4,00 

Maçonnerie  de  fondation  et  coupe  de  bordures 7,00 

Bitumage  des  joints 8,00 

Transport  et  pose 5,00 

Prix  d'une  bouche  d'eau  reposée 24^00 

Pose  d'un  poteau  darrosement. 
Démontage  de  la  chaussée  ou  du  trottoir,  déblais,  enlèvement  des  terres,  rem- 
blais, pilonnage  et  raccordement 6,00 

Maçonnerie  de  fondation 23,00 

Robinet  en  bronze  pesant  9*,50,  et  plus-value  pour  pas  de  vis.  .  .  80,00 
Fourniture  et  ajustement  d'un  crampon  et  d'un  support  pour  le  boyau.  10,00 
Fourniture  et  pose  d'une  porte,  avec  serrure  et  tourillons  en  cuivre  .  12,00 
Double  transport  du  poteau,  armature,  compris  une  colonne  en  cuivre 

rouge  pesant  7M0,  peinture,  etc.,  etc 110,00 

Prix  d'un  poteau  mis  en  place 210,00 

Dépose  dun  poteau  darrosement. 

Terrassements,  démolition  de  maçx)nnerie^  non  compris  la  dépose  du  branche- 
ment, comptée  au  mètre  linéaire 5^00 

Transport  et  rangement 5,00 

Prix  de  la  dépose  d'un  poteau 10,00 

Repose  dun  poteau  darrosement. 
Démontage  de  la  chaussée  ou  du  trottoir^  déblais,  enlèvement  des  terres,  rem- 
blais, pilonnage  et  raccordement 6,00 

Maçonnerie  de  fondation 22,00 

Transport  du  poteau  de  son  ancienne  place  à  la  nouvelle,  repose.. 
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f.   c, 

toutes  mains-d'œuvre  et  fournitures  comprises ,  le  branchement 

seul  étant  compté  à  part 7,00 

Prix  de  la  repose  d'un  poteau 38,00 

Poie  <ftm  coffre  i incendie, non  compris  le  branchement  alimentaire. 

Fourniture  du  coflfre 3,00 

—       d'une  porte  en  tôle,  avec  serrure  et  tourillons  en  cuivre  et 

cache-entrée U,00 

Robinet  en  bronze,  avec  pas  de  vis  d'incendie,  pesant  8k,50.    .    .    •      42,50 

Armature,  transport,  pose,  peinture 40,50 

Prix  d*un  coffre  d'incendie  mi«  en  place 100,00 

Dépose  d'un  coffre  dincendie. 

Dépose  du  coffre  et  rebouchage  du  trou  en  ciment  ou  en  pierre  .    .      13,00 

Transport  et  rangement 2,00 

Prix  de  la  dépose  d'un  coffre 15,00 

Repose  dun  coffre  dincendie. 
Repose  d'un  coffre,  compris  toutes  fournitures,  transport,  peinture,  aie.      20,00    20,00 

TaMemix  Mncenumé  Ica  liiyavx  el  roblnete-TanDe. 


I»<SI6IIATI01I  DIS  OUVBAfilS. 


Pow  en  terre  d'une  conduite 
m  fonte  (loulfis  fournitu- 
res et  mains-d'œuvre  com- 
prises, la  fourniture  de  la 
fonte  et  Tessai  des  tuyaux 
seuls  exceptés). 

Démontage  de  chaussée  ou 
de  trottoir  et  remise  en 
place 

Ouverture  de  la  tranchée, 
façon  des  niches  et  d res- 
sèment du  fond 

Transport  des  terres  excé* 
dames 

Transport  du  tuyau  à  pied 
d'œuvre 

Descente  du  tuyau  .... 

Mise  en  place 

Plomb,  corde  goudronnée 
et  façon  des  joints..  . 

Remblai  et  pilonnage  .  . 

Paix  du  mètre  linéaire 


DIAMÉl'RES  DES  TUYAUX. 

"^^^^ 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

D. 

m. 

0,081 

0,108 

0.135 

0,16« 

0,19 

0.216 

0,25 

0,30 

0.325 

0,35 

0,40 

0.50 

0,60 

f.  r. 

f.  c. 

f.  c. 

f.  r. 

f.  c. 

f.  c. 

f.  c. 

f.  r. 

f.  c. 

f.c. 

f.c. 

f,  r. 

f.c. 

0,60 

0,60 

0,60 

0,65 

0,65 

0,65 

0,75 

0,90 

0,90 

0,90 

1,00 

1,20 

1,40 

0,75 

0,75 

0,75 

0,80 

0,80 

0,80 

0,90 

1,00 

1,00 

1,00 

1,10 

1,25 

l,« 

0,15 

0,15 

0,15 

0,20 

0,20 

0,20 

0,25 

0,30 

0,30 

0,30 

0,40 

0.60 

0,70 

0.10 

0,15 

0,Î0 

0.S5 

0.30 

0,35 

0,i0 

0,45 

0,50 

0,55 

0,60 

0,90 

1,20 

0,05 

0.05 

0,10 

0,10 

0,15 

0,20 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,50 

0,50 

0,60 

0,40 

0,60 

0,70 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

1,00 

1,00 

1,00 

1,15 

1,40 

1,70 

2,26 

9.60 

3,00 

3,60 

4,20 

4,55 

4.90 

5,65 

6,75 

7,85 

0.30 

0,30 

0,30 

0,50 

0^0 

0,50 

0,60 

0,60 

0,65 

0,70 
9,50 

0,75 

0,80 

0,80 

3,50 

4,00 

4,50 

5.50 

6,00 

6,50 

7,50 

8,50 

9,00 

11,00 

13,00 

15,00 

l 

Digitized  by 


Google 


312 
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DSSI6KATI0H  DBS  OUYIAGIS. 


A  déduire  lorsqu'il  n'y  aura 
(MIS  lieu  à  démonter  la 
chaussée  ou  le  trottoir. 

A  ajouter  par(iu«iu'às»  io 

dèclmètrede  au-delà  de 
profondeur .(  tm  40  .      . 

Pose  sousffaierU  éPune  cm- 
duUe  en  fonte. 

Transporta  pied  d*œuvre. . 
Descente  dans  la  galerie.   . 

Mise  en  place 

Plomb,  corde  goudronnée , 
Taçon  des  joints.  .  .  . 

Paix  du  mètre  linéaire 

A  déduire  lorsque  le  plomb 
sera  fourni  par  la  Ville.. 

Plus-value  à  ajouter  par  mè 
tre  linéaire  pour  les  con- 
duites aveejoints  à  brides 

Plus-value  à  ajoulerpar/oifif 
à  bride  isolé  dans  les  con- 
duites aveejoints  à  embot- 
temems 

Plus-value  à  ajouter  pour 
chaque  tuyau ayant  moins 
de  S<n,50  do  longueur..  . 

Plus-value  à  ajouter  pour 
chaque  centimèt. de  biais 
dans  les  joints  biais  à 
brides 

Nota.  Les  prix  des  5  lignes 

Pose  en  terre  d'une  conduite  en 
tôle  et  Htume  (toutes  four- 
nitures et  mains-d*œuvre 
comprises,  la  fourniture 
et  Tessal  du  tuyau  seuls 
oiceptés). 

Démontage  de  chaussée  ou 
de  trottoir,  et  remise  en 
place 

Ouverture  de  la  tranchée  et 
dressement  du  fond .  .  . 

Transport  des  terres  excé- 
dantes  

Transport  du  tuyau  à  pied 
d*œuvre 

Descente  du  tuyau 

Mise  en  place 

Kemblai  et  pilonnage .  .  . 

Prix  du  mètre  linéaire. . 


DIAMÈTRES  DES  TUYAUX. 


m. 
0.081 


f.  c. 
0,35 


0,08 


0,20 


0.10 
0,05 
0,40 

1,15 


1,70 


0,45 


1,15 


3,85 


0,60 


m. 
0.108 


f.  c. 
0,35 


0.08 


0,20 


0,15 
0,05 
0,60 

1,40 


a,so 


0,65 


1,50 


3.75 


0,80 


m. 
0.135 


f.  c. 
0,35 


0,08 


O.SO 


0,20 
0,10 
0,70 

1,70 
2,70 


0,70 


1.85 


1,00 


0,162 


f.  c. 
0,55 


0,10 


m. 
0,19 


r.  c. 

0,55 


0,25 


0,25 
0,10 
0,80 

2,20 


3,35 


0,80 


2,00 


5,00 


1,20 


0,10 


0,25 


0,30 
0,15 
0,80 

2,60 
3,85 


0,216 


f.  c. 
0,55 


0,10 


0.25 


0,00 


2,10 


5,20 


1,40 


m. 
0,25 


f.  c. 
0,55 


0,12 
0,30 


m. 
0,30 


f.  c 
0,65 


0,12 


0,30 


0,35  0,40 


0,20 
0,80 

3.00 


4,85 


1,00 


2.30 


5,75 


1,60 


0,20 
0,80 

3,60 


5,00 


1,40 


2,70 


6,75 


1,80 


1,00    1,50    1,00    2,40  2,80  3,85  4,00  4,60    5,20   5,80    6,10    7,50    9,00 


m. 
0,325 


f.  c, 
0,65 


0,12 


0,30 


0,35 


f.  c. 
0,65 


0,40 


f.  c. 
0.65 


0,18 


0.35 


0,45 
0,25 
0,80 

4,20 


5,70 
1,60 


3,30 


8,25 


2,00 


0,50 
0,30 
0,80 

4,55 


6,15 


1,75 


3,50 


8,75 


2,20 


0,55 
0,35 
0,80 

4,90 


6,60 
1,85 


3,75 


9,40 


2,40 


0,18 


0,85 


0,60 
0,50 
1,00 

5,C5 


7,75 
2.10 


4,00 


10.00 


2,60 


0,50 


f.  c. 
0,80 


0,25 


0,40 


0,60 


f.  c, 
1,00 


0,25 


0,45 


0,90 
O.SO 
1,00 

6,75 


9,15 


2,60 


4,80 


12,00 


2,80 


1,20 
0.60 
1,00 

7,85 


10,65 


8,40 


6,00 


15.00 


3,00 


ci-dessus  sont  applicables  aux  conduites  posées  soit  en  terre,  soit  en  galerie. 


0,60 

0,60 

0,75 

0,75 

0,15 

0,15 

0,10 

0,10 

0,05 

0,05 

0,55 

0,65 

0,30 

0,30 

2,50 

2,60 

0,60 

0,75 

0,15 

0,15 
0,10 
0,75 
0,30 


2,80 


0,65  0,65 
0,80  0,80 
0,20  0,20 


0,20 
0,10 
0,85 
0,50 


3,30 


0,20 
0,15 
0,90 
0,50 


3,40 


0,65 

0,80 

0,20 

0,25 
0,15 
0,95 
0,50 


3,50 


0,70 

0,85 

0,20 

0,25 
0,15 
0,95 
0,50 


3,60 


0,90 

1,00 

0,20 

0,25 
0,15 
0,95 
0,55 


4,00 


0,90 

1,00 

0,30 

0,30 
0,20 
1,20 
0,60 


4,50 


0,90 

1,00 

0,30 

0.35 
0,25 
1,50 
0,70 


5,00 


1,00 

1,10 

0,40 

0,35 
0,25 
1,65 
0,75 


5,50 


1,20 

1,25 

0,60 

0,35 
0,35 
1,95 
0,80 


6,50 


l,iO 

1,75 

0,70 

0,45 
0,40 
2,40 
0,90 


8,00 
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DIAMÈTRES  DES  TUYAUX. 

DBSIfiHATIOn  DK5t  OUVRAGES. 

m. 
0,081 

f.  c. 
0,08 

m. 
0.108 

f.  c. 
0,08 

m. 
0.135 

f.  c. 
0,08 

0,20 



m. 
0.162 

f.  c. 
0,10 

0,25 

m. 
0,19 

f.  c. 
0,10 

m. 
0.816 

m. 
0,25 

m. 
0,30 

"325 

0,35 

f.  c. 
0,18 

0,35 

m. 
0,40 

f.  c. 
0,18 

0,35 

m. 
0,50 

f.  c. 
0,25 

0>0 

m. 
0,60 

f.  c. 
0,25 

0,45 

A  ajouter  par(Jn«r»'ia-.*0 

f.  c. 
0,10 

f.  c. 
0,12 

f.  c. 
0,12 

f.  c. 
0,12 

0,30 

décimèlrede  ^^    jelà  de 
profoBdettr..(*J«^iJ .  .  . 

0,«0 

0,«0 

0,25 

0,25 

0,30 

0,30 

Pot9  wui  aalêrie  tTune  con- 
duite mUUeHbUwne  (ioa- 
tes  fournitures  et  mains- 
d*œavre  comprises,    la 
fourniture  et  i^essai  du 
tuyau  seuls  eiceptés). 

Transport  à  pied  d^œuvre  . 
Descente  dans  la  galerie.  . 
Mise  en  place. ...... 

0,10 
0,05 
0,40 

0,55 

2,20 
0,10 

0,10 

8,40 

a,15 
0,05 
0,55 

0,75 

0,80 
0,10 
0,70 

0,25 
0,10 
0,80 

0,30 
0,15 
0,80 

0,35 
0,80 
0,80 

1,35 

0,40 
0.20 
0,80 

1,40 

0,45 
0,25 
0,80 

1,50 

0,50 
U,80 
0,90 

1,70 

0,55 
0,35 
1,10 

2.00 

0,60 
0,50 
1,40 

2,50 

0,90 
0,50 
2,10 

3,50 

1,30 
0,70 
3,00 

5,00 

Pnn  du  mètre  linéaire. 

1,00 

1,15 

1,25 

Déponde  conduite  en  fonte 
placée  en  terre. 

Démontage  de  chaussée  ou 
de  trottoir  et  remise  en 
place,  déblai,  extraction 
de  la  conduite,  remblai, 
etc.,  etc 

Transport  et  rangement.  . 

Nettoyage  et  grattage  du 
tuyau 

2,45 
0,15 

0,10 

2,70 

2,75 
0,20 

0,15 
3,10 

3,15 
0,25 

0,20 
3,60 

3,45 
0.30 

0,25 

3,60 
0,35 

0,25 

4,00 
0,40 

0,30 

4,50 
0,45 

0,35 

4,80 
0,50 

0,40 
5,70 

0,65 

5,00 
0  55 

0,45 

5,35 
0,60 

0,45 

6,10 
0,90 

0,60 

7,00 
1,20 

0,80 

T. 

Pftix  du  mètre  linéaire . 

4,0C 

4,2C 

4,7C 

\  5,30 

6.00 
0.65 

6,40 
0,65 

7,60 
0,80 

A  déduire  qnand  il  n'y  aura 
pas  lieu  a  démontage  de 
chaussée  on  de  trottoir. . 

0,3S 

0,35 

0,35 

0,55 

0,5Î 

i  0,5! 

»  0,5i 

>  0,65 

Dans  le  cas  où  la  conduite  serait  extraite  d'une  tranchée  déjà  ouverte,  il  y  aurait  k  déduire  des  prix 
ci -dessus  : 

1»  l',00  pour  les  tuyaux  de  0^,081  à  0b,135  inclusivement. 

2»  1 ,80  —  de  0«,162  à  0«»,25  — 

30  i^eO  —  de0»,80    à0",40  - 

40  2,00  —  de0»,50    àO-,60  — 


Dépose  de  conduite  en  tôle 
et  bitume  placée  en  terre. 

Démontage  de  chaussée  ou 
de  trottoir,  remise  en  pla- 
ce, déblai,  extraction  de 
la  conduite,  remblai,  etc. 

Transport  et  rangement.  . 

Nettoyage  et  grattage  du 
tuyau 


Fmixdn  mèlre  linéaire. 


1,60 
0,10 

0,10 


1,80 


1,65 
0,15 

0,10 
1,90 


1,75 

0,20 

0.15 
2,10 


1,85 
0,25 

0,20 


2,80 


2,05 
0,30 

0,25 


2,60 


2,10 
0,35 

0,25 


2,70 


2,30 
0,40 

0,30 


3,00 


2,50 
0,45 

0,35 
3,30 


2,70 
0,50 

0,40 


3,60 


3,00 
0,55 

0,45 


4,00 


3,45 
0,60 

0,45 
4,50 


4,00 
0,90 

0,60 


5,50 


5,00 

1,20 

0,80 


7,00 


40 
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DIAMÈTRES  DES  TUYAUX. 

DésIGlIATlON  DBS  OUVRAGES. 

m. 
0,35 

f.  c, 
4,00 
0,55 
0,45 

^^^""i^ 

m. 
0,60 

f.  f. 
5,50 
1,20 
0,80 

7,50 

m. 
0,081 

o/ios 

m. 
0,135 

f.  r. 
1,45 
0,t0 
0,15 

1.80 

m. 
0.16S 

f.  e. 
1,75 
0,25 
0,20 

2,20 

m. 
0,19 

m. 
0,216 

m. 
0,S5 

m. 
0,30 

f.  c. 
3,20 
0,45 
0,35 

m. 
0,325 

f.  c. 
3,60 
0,50 
0,40 

4,50 

m. 
0,40 

f.  c. 
4,45 
0,60 
0,45 

m. 
0,50 

f.  f. 
5,00 
0,90 
0,60 

Dépose  âê  conduite  m  fonte 
placée  sous  galerie. 

Dômonlage  de  la  condaîte. . 
Transport  et  raDgcment.   . 
Nettoyage  et  grattage .  .   . 

r.  r. 

0,80 
0,10 
0,10 

f.  r. 
1,15 
0,15 
0,10 

f.  r. 

2,or 

0,3C 

0,25 

r.  r. 

2,40 

)  0,35 

0,25 

f.  c. 
2,8C 
0,4C 
0,30 

PBixdn  mètre  linéaire. 

1,00 

1,40 

2,60 

3,00 

3,50 

4,00 

5,00 

5,50 

6,50 

Dépose  de  conduiU  entôle 
et  bitume  placée  sous  galerie. 

Démontage  de  la  conduite. 
Tranapori  et  rangement.   . 
Nettoyage  et  grattage.  .  . 

0.40 
0.10 
0,10 

0.60 

3,50 
1,00 

0,40 
6,40 

4,i0 
15,50 

0,55 
0.15 
0,10 

0,80 

0,70 
0,20 
0,15 

1,05 

0,80 
0,25 
0,20 

1.25 

0,80 
0,30 
0,25 

0,80 
0,35 
0,25 

0,80 
0,iO 
0,30 

0,80 
0,45 
0,35 

1,60 

0,90 
0,50 
0,40 

1,10 

0,55 
0,45 

1,40 
0,60 
0,i5 

2,45 

i,io 

0,90 
0,60 

3,60 

2,00 
1,20 
0,80 

5,00 

Prix  du  mètre  linéaire. 

1,35 

1,40 

1,50 

1,80 

2,10 

Pose  d'un  rdbhet'Vanne. 

Transport  du  robinet .  ,   . 

»)escente  dans  le  regard.   . 

Enduiten  minium  pour  pré- 
parer la  place  des  ron- 
delles en  plomb 

Fer  forgé  pour  boulons  .   . 

Plomb  pour  rondelles  et  fa- 
çon des  joints 

3.50 
1,00 

0,40 
7,40 

4,70 
17,00 

4,00 
1,20 

0,40 
10,70 

6,70 

33,00 

0.00 
2,00 

0,50 

12,80 

7,70 
29,00 

8,00 
2,60 

0.50 
13.00 

7,90 
32,00 

10,0010,00 
3,20   3,90 

0,60   0,60 
13,00  13,00 

9,2010,50 

11,00 
4.00 

0,70 
16,80 

16,50 

11,50 
4.40 

0.70 
1G.80 

17,60 

18,50 
4,50 

0,80 
18.90 

19,30 
56,00 

15,00 
7.00 

0.00 
18,90 

21.20 
63.00 

20.00 
12.00 

1.00 
25.20 

25.80 
8i.O0 

25,09 
16.^0 

1,20 
31.50 

36,30 
110.00 

4.00 
16,00 
25.00 

Pbix  de  dépose  du  ro- 
binet. . 

36,00  38.00 

W,00 

51,00 

Dépose  d'un  robinet-vanne. 

Dépose 

.Sortie  du  regard 

Transport  et  rangement.   . 

1,50 

1,00 
3,50 

6,00 

1,50 
1,00 
3,50 

6,00 

1,75 
1,25 
4,00 

7,00 

1,75 
2,25 
6,00 

10.00 

2,00 
2,50 
8,00 

2,00 
3,00 
10,00  1 

2.50 
3,50 
0,00 

6,00 

2,50 
4.00 
11.00 

17,50 

2.50 

4,60 

11.50 

18.50 

3.00 

4,50 

12.50 

20,00 

3.00 

7.00 

15.00 

25,00 

3.00 
12.00 
20.00 

Prix  de  dépose  du  ro- 
binet  

12,50 

15,001 

35.00 

45,Oo| 

c 

desig:«atio?«  des  outrages. 


Pose  en  terre  d'une  conduite 
en  plomb. 

Démontage  déchaussée  ou  de  trot- 
toir  

Déblai,  remblai,  dressement  du 
fond,  pilonnage 

Plomb 

Main-d*œuvre  et  toutes  foumî- 
lures  comprises 

Prix  d«  mètre  linéaire. 

A  ajoiiier  par  décimètre  de  pro- 
fondeur  

A  déduire  lorsq«*i1  n'y  aura  pas 
Heu  à  démontage  de  chaussée  on 
de  trottoir. 


DIAMÈTRES  DES  TU  ï AUX 

n 

m. 
0.013 

'm. 
0,02 

m. 
0.025 

m. 
0,0S7 

0,03 

m. 
0.035 

0,04 

m. 
0.045 

m. 
0,05 

m. 
0,06 

m. 
0.081 

-*- 

0.108 

f.  c. 
0,50 

0,70 
2,70 

0,50 
4,40 

0,10 
0,35 

f.  c. 
0,50 

0,70 
4,35 

0,75 
6,3a 

f.c. 
0,50 

0,70 
5,25 

0,T5 
^7,20 

f.  r. 
0,50 

0,70 
6,60 

1,00 
8,80 

f.c. 
0,50 

0,70 
7,50 

1,20 

f.  p. 
0,50 

0,70 
8,10 

1,40 

f.c. 
0,50 

0,70 
9,00 

1,50 

r.  r. 
0,50 

0,70 
10,15 

1,65 

f.c. 
0,50 

0,70 
11.25 

1,85 

f.c. 
0,50 

0,70 
13,45 

2,05 
16.T0 

0,10 

f.  c. 
0,50 

0,70 
18,75 

2,75 

f.c. 
0,50 

0,70 
25.50 

3.60 

9,90 

10.70 

11.70 

13.00 

14.30 

22.70 

30/10  ■ 

0,10 
0,35 

0,10 
0,35 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0  10 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 
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DIAMETRES  DES  TUYAU] 

^• 

DÉSIGNATION  DES  OUVRAGES. 

deO«.0îT 
à  0»,03i 

de0'",035 
àO-,06 

0»,08i 

o>»,ioa 

o«-,iâ« 

0-,«l« 

D^KMe  d'une  conduiU  en  plomb  placée  en  terre. 

Démontage  de  chaussée  ou  de  trotloir,  dé- 
blai, extraclioQ  de  la  conduite,  remblai, 
uilonnaffc 

f.  c. 
1,45 

0,05 

f.  c. 
1,65 
0,05 

1,70 

f.  f. 
1,90 
0,10 

f.  c. 
1,95 
0,15 

f.  c. 
2,35 
0,«5 

f.  c. 
3,15 
0,35 

TranflDort  et  rancEement 

Prix  de  dépose  du  mètre  linéaire.  .  . 

1,50 

â,00 

î,10 

î,60 

3,50 

A  déduire  lorsqu'il  u*y  aura  pas  lieu  à  dé- 
montage de  chaussée  ou  de  trottoir. .  .  . 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

0,85 

0,35 

Dans  le  cas  où  la  conduite  serait  extraite 
ci-dessus  : 

10      l',00  pour  les  tuyau: 
«•     1 ,30            — 

Dépose  d'une  condwte  placée  sous  galerie. 
Dépose 

d'une  tran 

i  de  0",03 
de  0»,16 

0,65 

0,05 

cbée  déjà 

.7  à  0"»,10 
«  à  0»,2l 

0,65 

0,05 

ouverte,  il  y  aurait  à  déduire  des  prix 

8  inclusivement. 
6 

0,80           0,85           1,85          1,65 
0,10           0,15           0,85          0,35 

Transport  et  ransemcnt 

Prix  du  mètre  linéaire 

0,70 

0,70 

0,90 

1,00 

1,50 

2,00 

Nota.  Les  tuyaux  de  0«,013  devront  avoir  o™,005  d'éi>aisseur. 

—  de  0»»,02    à  0"',025  —  0m,006  — 

—  de  0»,0«7  à  0">,06  —  0",007  — 

—  de  0«,081  à  0»,108         —  0»,00S  — 

DÉSIGNATION  DES  OUVRAGES. 


PRIX 

de  r  uni  lé. 


SIXIÈME  SECTION.  —  Objets  divers. 

f.  c. 

Un  mètre  cube  de  glaise  pour  corroi 40,00 

Une  boite  de  paille 0,55 

Un  balai  de  bouleau  de  0",3i  de  tour  au-dessous  de  la  ligature  supérieure  .     .  0,20 

Un  manche 0,20 

Un  manche  de  grande  dimension  (le  mètre  linéaire) 0,35 

Brosse  en  chiendent,  grande  dimension  et  première  qualité 0,60 

Le  mètre  courant  de  boyaux  d'incendie  rivés 7,00 

Un  raccord  complet  pour  idem,  comprenant  chape,  vis  et  écrou  en  bronze,  avec 

ligature  en  laiton 10,00 

Un  lampion  grand  modèle  ou  applique 0,65 

Un  kilogramme  de  chandelles i,60 

—  d'huile  ordinaire 4  ,iO 

—  de  bougies  rats  de  cave 6,00 

Un  cent  de  lettres  romaines  ordinaires,  de  O-^^OG  à  0",09  de  hauteur.    .    .     .  5,00 
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OfiSlGRÀTION  DUS  OUVRAGKS.                                                            •  ^  ***?  . 

de  l'Ululé, 
f.  e. 

Un  hectolitre  de  charbon  de  bois 5,00 

Un  kilogramme  de  charbon  de  terre 0,03 

—  de  mastic  de  fontainier 0,75 

Une  goupille  pour  mécanismes 0^15 

Une  Tis  à  bois  de  0»,02  à  0«,06  de  longueur 0,06 

—  de  0«,07  à  0,10 0,15 

Une  falourde 1,40 

Location  d'une  pompe  d'épuisement  avec  ses  tuyaux,  par  jour 1,00 

U  sera  payé,  en  outre,  pour  transport  à  pied-d'œuvre  et  retour  à  l'atelier.    .  5,00 

Location  d'une  chèvre  garnie  de  ses  cordages,  haubans  et  leviers,  par  jour.     .  4,00 

Il  sera  payé,  en  outre,  pour  transport  à  pied-d'œuvre  et  retour 5»00 

Location  d'un  mètre  cube  de  bois  pour  poutres  de  ponts  de  service,  poteaux, 

de  barrières,  étrésillons,  coucbis,  etc 15,00 

Location  d'un  mètre  linéaire  de  plats-bords,  de  0*,30  de  largeur,  pour  soutenii* 

les  terres,  etc 0,30 

—  d'un  mètre. linéaire  de  barrières  de  sûreté,  comprenant  poteaux  scellés, 

lisses  et  sous-lisses  chevillées  et  clouées 1,00 

—  d'un  mètre  linéaire  de  barrières  volantes 0,25 

—  d*un  kilogramme  de  fer 0,25 

—  d'un  mètre  linéaire  de  cordages  de  grosseur  quelconque 0,10 

—  d'un  mètre  carré  de  bâche  goudronnée  employée  à  l'air 0,04 

—  —                          employée  sous  l'eau    ...  0,05 

Le  présent  bordereau  dressé,  etc. 
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PRÉPEGTURE  DU  DÉPARTEMENT  DE  LA  SEINE. 

171.  3ouniissioq. 

Je  fioussigné, 
demeumol  à  Pans,  rue  n"* 

Après  avoir  pris  oonnaissance  de  l'arrêté  réglementaire  des  abonnements  aux  eaux  ëe 
Paris,  en  date  du  i*'|aoàt  1846,  et  qui  suit  la  présente  soumission,  demande  qu'il  me  soit 
délivré  par  jour»  à  titre  d'abonnement  annuel,  dans  la  maison  dont  je  suis 
et  qui  est  désignée  en  marge  ci-contre,  la  quantité  de 

hectolitre  des  eaux  de  suivant  le  mode  indiqué  au  paragraphe       de 

Part.  2  dudit  arrêté  réglementaire. 

Je  déclare  que  ces  eaux  seront  exclusivement  employées  aux  besoins  particuliers  d 

Ces  eaux  seront  prises  par  un  embranchement  sur  la  conduite  de  la  rue. 
Je  m'engage  à  payer  annuellement,  pour  ladite  fourniture,  la  somme  de 

fraqcs,  qui  sera  par  moi  versée  à  la  caisse  municipale,  à  THôleU 
de*ViUe,  par  semestre,  et  d'avance. 

Je  m'dQgage,  en  outre,  à  me  conformer  à  toutes  les  dispositions  prescrites  par  ledit 
arrêté  réglementaire,  dont  je  déclare  avoir  prîi  parfaite  connaissance. 
Paris,  le  1H5    . 

Vu  et  propoié  à  l'acceptation  de  Monsieur  le  Préfet  de  la  Seine,  par  Tingénièur  en 
chef  directeur  du  service  municipal  de  Paris. 

Paris,  le  ^  i85    . 

AcceptaU^ei* 

Nous,    PRfiFET  DB  LA   SsiFiB^ 

AtatTons  : 
La  soumission  ci-*dessus  est  acceptée,  et  Tabonnement  aux  eaux  de  Paris  est  aecordc 
pour  un  an^.  En  conséquence,  le  prii  de.cet  abonnement  sera  porté  au  rôle  de  reeott- 
vrement  pour  être  perçu  à  partir  de  l'entrée  en  jouissance. 
Fait  à  Paris,  k  183    . 


Regl«ii«iil  nur  IM  etoMineiveiiUi  mu%  mws  4e  IMrie* 

Nous,  Paix  de  France,  PafiFET  de  la  Seime, 

Vu  les  lois  et  les  règlements  qui  régissent  les  eaux  publiques; 

Vu  l'arrêté  d'un  de  nos  prédécesseurs  en  date  du  30  septembre  1813,  et  les  délibé- 
rations du  Conseil  municipal  de  Paris,  des  24  février  1843  et  6  février  1846^  sur  la 
fixation  du  tarif  des  abonnements  aux  eaux  de  Paris  ; 

i  Les  abonnements  ne  sont  faits  qae  pour  un  an  et  se  continuent  par  tacite  reconduction.  Ce 
mode  a  l'avantage  de  réduire  les  frais  d'enregistrement.  Une  longue  expérience  u  démontré  qu^ii 
n'avait,  ni  pour  la  Yiilo  ni  peur  les  abonnés,  aucun  deâ  inconvénient;^  qu'on  aurait  pu  craindre. 
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Considérant  quê  ces  êau5e,  inftliénabléâ  et  iiDprescri|)tibleê,  sont  pritteipalemênt  consid- 
érées aux  fontaines  publiques,  aux  boines-fontaines  et  aux  fontaines  monumentales, 
pour  ralimentation  de  la  ville,  son  assainissement  et  sa  décoration  ;  mais  qu'après  Avoir 
satis&it  à  ces  services,  radministration  peut  disposer  de  l'excédant  des  eaux  ponf  des 
abonnements  particuliers,  temporaires  et  à  prix  d'argent  ; 

Arrêtons  ainsi  qu'il  suit  les  conditions  de  ces  abonnements  t 

Art.  i".  —  Les  abonnements  aux  eaux  de  Paris  seront  souscrits  en  forme  de  sou* 
mission  à  la  suite  du  présent  règlement,  et  approuvés,  s'il  y  a  Heu,  par  nous,  sur  Tavis 
de  l'ingénieur  en  chef  du  service,  et  par  un  arrêté  spécial. 
:    Ils  seront  annuels  et  exprimeront  en  hectolitres  la  quantité  d'eau  à  fournir  par  Jour. 

Art.  2.  —  Le  mode  de  délivrance  des  eaux  aura  Heu  d'après  un  des  systèmes  stilvaols  ! 

!•  Par  écoulement  déterminé^  constant  ou  intermittent,  régulier  ou  irrégulièr^  réglé 
par  un  robinet  de  jauge  établi  aux  frais  de  l'abonné,  et  fermé  par  un  cadenas,  dont  \H 
agents  du  service  des  eaux  auront  seuls  la  clef;  dans  ce  mode  de  livraison,  lés  eiult 
seront  reçues  dans  nn  réservoir  à  flotteur,  dont  la  hauteur  sera  Indiquée  par  Tingértleur 
dtt  service  ; 

y  Par  aitetehement  ; 

3*  Par  estimation  et  sans  jaugeage.  Ce  dernier  mode  n'est  applicable  qu'aux  eau*  de 
rOurcq.  On  ne  pourra  le  suivre  pour  celles  des  autres  provenances  que  dans  des  circon- 
stances exceptionnelles,  et  par  autorisation  spéciale  accordée  dans  l'arrêté  d'approba- 
tion de  l'abonnement. 

Dans  tous  les  cas,  la  soumission  devra  indiquer  les  usages  auxquels  les  êanx  ^fetdtA 
consacrées  :  l'abonné  ne  pourra  les  employer  à  d'autres  usages,  ni  consommer  plus 
d'eau  que  le  volume  de  son  abonnement. 

Art.  3.  —  Les  abonnés  ne  pourront  renoncer  à  leur  abonnement  qu'en  avertissant  h! 
Préfet  de  la  Seine,  par  écrit,  trois  mois  à  l'avance.  Quelle  que  soit  l'époque  de  l'avertis- 
sementy  le  prix  de  l'abonnement  sera  exigible  pour  les  trois  mois  qui  suivront  sa  récep<* 
tion  au  secrétariat  de  la  Préfecture. 

Art.  4.— L'abonnement  ne  sera  pas  résilié  par  le  seul  fait  de  la  mutation  de  la  pro- 
priété ou  de  rétablissement  où  les  eaUx  seront  fournies.  Le  titulaire  ou  ses  héritiers 
seront  responsables  du  prix  de  l'abonnement  jusqu'à  ce  qu*ils  aient  adcoropli  la  forma- 
lité exigée  par  l'article  précédent,  sans  préjudice  du  recours  contre  le  successeur  qui 
aura  joui  des  eaux. 

Art.  5.  —  Les  abonnés  ne  pourront  réclamer  aucune  indemnité  pour  les  intemiptians 
momentanées  du  service  résultant,  soit  des  gelées,  des  séeberessea  et  des  r^pAratiwa  des 
conduites,  aqueducs  et  réservoirs^  soit  du  chômage  de«  machines  d'exploitation  ou  de 
toutes  autres  causes  analogues,  et  notamment  de  celles  de  force  majeure  ;  mais  il  leur 
sera  lenu  compte,  en  déduction  du  prix  de  l'abonnement,  de  tout  le  temps  d'inter- 
ruption du  service  qui  excéderait  huit  Jours  coneécutib,  et  qui  SMiût  eausé  piur  dos  tra- 
vaux de  l'administration. 

Art.  6. —Chaque  propriété  particulière  dov?a  tsvme  fin  enJiirshehemem  sépgré  aYec 
prise  d'eau  distincte  sur  la  voie  publique.  11  ne  pourra  Mre  faU  exceftfioft  k  oèlfa  fè§IS  (fie 


Digitized  by 


'y  Google 


590  TRAITÉ  m  LA  CONDUITE  ET  DE  LA  DISTRIBUTION  DES  EAUX. 

quand  deux  maisons  contiguês»  appartenant  au  même  propriétaire,  seront  mises  en  com- 
munication intérieurement,  de  manière  à  pouvoir  être  considérées  comme  n'en  formant 
qu'une  seule. 

Art.  7.  — A  Torigine  de  chaque  embranchement,  sera  placé  sous  la  voie  publique  un 
robinet  d'arrêt  sous  bouche  à  clef. 

Les  agents  de  l'administration  auront  seuls  le  droit  de  manœuvrer  ce  robinet,  qui 
aura  son  carré  conforme  à  celui  desjobinets  de  la  Ville. 

Les  abonnés  pourront  faire  placer  à  l'intérieur  de  leur  propriété  un  second  robinet 
d'arrétf  à  la  condition  que  la  clef  sera  dififérente  de  celle  de  la  Ville. 

11  est  expressément  interdit  aux  abonnés,  sous  peine  de  résiliation  immédiate,  de  faire 
usage  des  clefs  des  eaux  de  la  Ville,  ou  môme  de  les  conserver  en  dépôt. 

Art.  8.  —  Les  travaux  d'embranchement  sur  la  conduite  publique,  jusques  et  y  com- 
pris ^le  robinet  d'arrêt  sous  bouche  à  clef,  seront  exécutés  et  réparés  aux  frais  des  abon- 
nés, sous  la  surveillance  des  ingénieurs,  par  Tentrepreneur  de  l'entretien  des  conduites 
de  la  Ville,  au  prix  de  son  adjudication,  et  d'après  le  règlement  desdits  ingénieurs^. 

Au  delà  dudit  robinet,  les  abonnés  pourront  employer  des  ouvriers  de  leur  choix, 
mais  toujours  sous  la  surveillance  des  ingénieurs,  et  en  se  confoimant  aux  règlements 
de  police.  Ils  pourront  aussi  s'adresser  à  l'entrepreneur  de  la  Ville,  qui  est  tenu  de  faire 
ces  travaux  aux  prix  de  la  série  spéciale  de  son  devis,  mais  sans  rabais. 

Les  travaux  de  pavage  et  de  trottoirs  seront  faits.par  les  soins  des  ingénieurs  du  pavé 
de  Paris,  aux  frais  des  abonnés,  conformément  aux  arrêtés  des  20  décembre  18^  et 
18  décembre  18443. 

Art,  9.  —  Les  abonnés  seront  exclusivement  responsables  envers  les  tiers  de  tous  les 
donunages  auxquels  TétabUssement  ou  Texistence  de  leurs  conduites  pourrait  donner 
lieu, 

•  D'après  Tadjudication  passée  le  28  septembre  1844  au  sieur  Bonnin,  plombier,  demeurant  me 
de  Grenelie-Saint-GermaiD,  59,  pour  neuf  ans,  qui  expireront  le  !•'  octobre  1853,  ces  prix  sont 
les  suivants,  pour  les  cas  les  plus  ordinaires  : 

Prix  susceptibles  du  rabais  de^  fr.^  cent,  f^our  iOO. 
Prise  d'eau  comprenant  le  premier  mètre  de  conduite,  le  robinet  d'arrêt  de  0*,0Î7,  et  le  per- 
cement du  tuyau  public  en  fonte,  savoir  : 

En  terre  avec  bouche  à  clef .,.'»» 7<K 

Dans  un  égout  sans  bouche  à  clef ^ 

Les  colliers  à  lunette  et  les  boulons  sont  payés  suivant  la  grosseur  des  conduites  publiques  à  percer. 
Les  conduites  nouvelles  contiennent  des  mamelons  taraudés  qui  diminuent  ces  dépenses. 

Prix  non  susceptibles  de  rabais. 

Unmètredecondttiteenplomb,  de  0*,027,  posée  en  terre 8f  50« 

—  en  galerie "^    ^ 

Un  robinet  de  puisage  en  plomb,  à  vis  et  à  soupape,  de  0",0Î7 28     » 

Un  robinetdejauge,cn  bronze,  à  3  clefe  avec  cadenas 45     » 

Voir,  pour  plus  de  détails,  Tarrêté  du  27  mars  1845. 

*  Ces  arrêtés  ont  fixé  ces  frais,  savoir  : 
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Art.  40. — Lors  de  la  mise  en  jouissance  de  chaque  abonné^  il  sera  dressé  en  double, 
contradictoirement^  un  plan  des  lieux  avec  une  légende  indiquant  la  nature,  la  disposi- 
tion et  le  diamètre  des  conduites,  ainsi  que  le  nombre  et  remplacement  des  robinets  et 
orifices  d'écoulement. 

La  même  légende  fera  connaître  Torigine  et  la  position  de  l'embranchement  extérieur. 

L'abonné  ne  pourra  rien  changer  aux  dispositions  primitivement  exécutées>  à  moins 
d'en  avoir  préalablement  obtenu  Tautorisation. 

Art.  il.  -—  Il  est  formellement  interdit  à  tout  abonné  d'embrancher  ou  de  laisser  ern* 
brancher  sur  sa  conduite,  soit  à  l'intérieur,  soit  à  Textérieur,  aucune  prise  d'eau  au 
profit  d*un  tiers,  sans  l'autorisation  expresse  de  Tadministration. 

Il  lui  est  également  interdit,  sauf  le  cas  d'incendie,  de  disposer,  ni  gratuitement^  ni  à 
prix  d'argent,  ni  à  quelque  titre  que  ce  soit,  en  faveur  d'un  autre  particulier,  de  la  to-- 
talité  ou  d'une  partie  des  eaux  qui  lui  seront  fournies,  ni  même  du  trop  plein  de  son 
réservoir.  Il  ne  pourra  non  plus  augmenter  à  son  profit  le  volume  de  son  abonnement. 

Toute  contravention  aux  dispositions  du  présent  article  entraînera  l'obligation  par 
l'abonné  de  payer  à  la  ville  de  Paris,  à  titre  de  dommages-intérêts^  une  indemnité  de 
4,000  fr. 

Art.  42.  —Les  distributions  d'eau  pratiquées  dans  Tintérieur  des  propriétés  parti» 
eulières  seront  constamment  soumises  è  l'inspection  des  ingénieurs  et  des  autres 
agents  de  l'administration,  sous  peine  de  révocation  des  abonnements. 

Art.  43.  —  Il  est  expressément  interdit  aux  abonnés  et  à  tous  leurs  ayants  droit, 
sous  peine  de  résiliation  immédiate,  de  rémunérer,  sous  quelque  prétexte  et  sous  quel- 
que dénomination  que  ce  puisse  être,  aucun  agent  ni  ouvrier  de  l'administration. 

Art.  44.  —  Le  prix  des  abonnements  sera  déterminé  d'après  le  tarif  suivant  :  fourni- 
ture journalière  d'un  hectolitre  d'eau  de  l'Ourcq,  5  fr.  par  an  ;  d'eau  de  la  Seine,  des 
sources  ou  du  puits  artésien^  40  fr.* 

II  ne  sera  pas  accordé  d'abonnement  au-dessous  de  la  somme  de  75  fr.  pour  les  eaux 
de  rOurcq,  et  de  400  fr.  pour  celles  de  la  Seine,  des  sources  et  du  puits  artésien. 

Art.  45.  —  Le  prix  de  l'abonnement  sera  payé  à  la  caisse  du  receveur  municipal  à 

Un  mètre  superGciel  de  pavés  sur  tranchées  mesurées  avec  une  largeur  d*un  pavé  en 

plus,  pour  raccordement 3'    » 

Un  mètre  superGciel  de  dallage  en  lave  ou  en  granit 3     » 

Une  bordure  à  reposer I      » 

Un  mètre  superficiel  de  dallage  en  bitume  avec  fondation 8     » 

Les  frais  seront  remboursés  à  la  Ville,  suivant  le  rôle  qui  en  sera  dressé. 
La  ville  de  Paris  aurait  grand  intérêt,  selon  nous,  à  modifier  Part.  8  et  à  se  charger  de  conduire 
les  eanx  jusqu'au  mur  de  face  de  Tabonné.  Les  dépenses  de  prise  d'eau  et  leur  entretien  sont  pour 
les  propriétaires  un  épouvantail  qui  les  empêche  de  prendre  des  abonnements.  De  plus,  il  y  a 
toujours  de  grands  inconvénients  à  admettre  des  travaux  particuliers  sur  la  voie  publique. 

*  Cette  différence  de  prix  n'est  pas  motivée.  On  ne  voit  pas  pourquoi  les  habitants  d'une  rue 
alimentée  par  l'eau  d' Arcueil  sont  obligés  de  payer  leur  abonnement  plus  cher  que  si  elle  l'était  en 
eau  d'Ourcq.  Cette  difTérence  de  prix,  qui  a  déjà  disparu  pour  les  lavoirs  et  pour  les  abonnements 
très-considérables  (voir  plus  loin),  finira,  sans  doute,  par  s'efiacer  complètement. 
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rH6tel-de-Vîlie,  par  semestre  et  d'avance,  dans  le  courant  des  mois  de  fanvier  et  de 
juillet  de  chaque  année. 

Les  abonnements  au-dessus  de  100  fr.  pourront  être  payés  par  trimestre,  mais  tou- 
jours d'avance,  dans  le  premier  mois  de  chaque  trimestre. 

L'abonné  pourra  payer  d'avance  le  montant  de  son  abonnement  d'une  année  en  un 
seul  payement. 

A  défaut  de  payement  régulier  aux  époques  et  de  la  manière  ci-dessus  indiquées,  le 
service  des  eaux  sera  suspendu,  et  Tabonnement  pourra  être  résilié. 

Art.  16.  ~  Les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  des  soumissions  et  des  arrêtés  d'a- 
bonnement seront  supportés  par  les  abonn4s. 

Art.  17.  —  Les  contraventions  au  présent  règlement  seront  constatées  par  procès- 
verbaux  de  grande  voirie,  et  poursuivies  devant  le  Conseil  de  préfecture,  conformé- 
ment k  la  loi. 

Fait  k  Paris,  le  !•'  août  1846. 

Signé  0«  DE  RAMBUTEAU. 
Pour  copie  conforme  : 

Le  Sea^itaire-Général  y 
Signé  F.  Pàuuit. 


Nous,  Préfet  db  la  SsmE, 

Vu  la  délibération  prise  sur  notre  proposition,  le  28  novembre  dernier,  par  la  Com- 
mission municipale  de  Paris,  pour  la  réduction  du  tarif  des  abonnements  aux  eaux  en 
faveur  des  lavoirs  publics^  remplissant  les  conditions  de  salubrité  et  d'économie  qui  se-- 
ront  jugées  nécessaires  ; 

Aebêtors  : 
Art.  l•^  A  partir  du  1«'  janvier  1852^  le  tarif  des  abonnements  aux  eaux  de  Paris,  pour 
les  lavoirs  publics  qui  rempliront  les  conditions  ci-dessous  indiquées,  sera  fixé,  par  an, 
pour  chaque  hectolitre  de  fourniture  journalière,  savoir  : 

1*  A  deux  francs  cinquante  centimes  pour  les  eaux  de  l'Ourcq  dans  toute  la  ville,  et 
pour  les  autres  eaux  sur  les  points  où  il  n*en  existe  que  d'une  seule  nature  -, 

2<»  A  cinq  francs  pour  les  eaux  de  Seine,  des  sources  ou  du  puits  artésien,  sur  les 
points  où  ces  eaux  arrivent  concurremment  avec  celles  de  TOurcq  et  où  les  abonnés  ont 
la  faculté  de  prendre  ces  dernières  à  i  fr.  50  c. 

Art.  â.  Le  tarif  réduit  ci-desâus  n'est  applicable  qu'aux  lavoirs  qui  seront  reconnus, 
sur  l'avis  du  Conseil  de  salubrité  et  par  H.  le  Préfet  de  Police,  remplir  les  conditions 
de  salubrité  et  d'économie  ncessaires  à  ces  établissements. 
Fait  à  Paris,  le  18  décembre  1851. 

Signé  BERGER. 
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HMvcll^B  eu  Tarir  pMr  Im  •bMUMmento  cMSIdéraUe». 

Nous,  Préfet  db  là  Sbinb, 

Vu  la  délibération  du  Conseil  municipal,  en  date  du  4  mars  courant,  contenant  adop- 
tion d'une  échelle  décroissante  dans  le  tarif  des  abonnements  aux  eaux  de  Paris,  au 
delà  d'une  fourniture  journalière  de  50  bectolitres  ; 
Aerétous  : 

Art.  !•'.  Le  prix  des  abonnements  aux  eaux,  à  partir  du  !•' juillet  prochain,  sera  dé- 
tenpiné  d'après  le  tarif  suivant  : 


QUAimiÉ  DB  u  PomunrmiB  lonuAUtUB. 


Premier  i/2  module,  équivalant  à  i/4  de  ponce»  ou 
de  1  à  50  hectolitres 


Deuxième  1/2  module,  ou  de  51  à  100  hectolitres. . 
Troisième  1/S  module,  ou  de  101  et  au-dessus 


PRIX  PAR  AN 

pour 

ebaqiw  bwtoUtre  par  Jour. 


Oaieq. 


SeliMeUQtnt 


4     » 

8      R 


10'      R 

5  R 

6  R 


En  dutre,  au  delà  de  50  bectolitreSt  lo  prix  de  l'eau  de  TOurcq  sera  appliqué  aux 
autres  eaux,  sans  distinction  de  nature  ni  d'origine,  s'il  n'y  a  qu'une  seule  sorte  d'eau 
dans  la  rue. 

Fait  à  Paris,  le  t2  Mars  1853. 

Signé  BERGER. 
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CHAPITRE  XV. 

TABLES  POUR  FACILITER  LES  CALCULS  RELATIFS  AU  MOUVEMENT  DE  L'EAU 
DANS  LES  CONDUITES  FORCÉES  ET  DAT(S  LES  CANAUX  DÉCOUVERTS. 

172.  Les  formules  d'hydraulique  qui  déterminent  les  principales  cir- 
constances du  mouvement  de  Teau  contiennent  des  fonctions  diverses  de  la 
charge,  de  la  vitesse,  du  diamètre,  du  débit...,  susceptibles  d'être  calculées, 
préalablement,  dans  les  limites  où  elles  se  présentent  dans  la  pratique;  de 
sorte  que  les  calculs  numériques  de  ces  formules  peuvent  être  considérable- 
ment abrégés  au  moyen  de  tables  spéciales.  Nous  réunissons,  à  la  fin  de  ce 
chapitre,  toutes  celles  qui  nous  paraissent  propres  à  faire  obtenir  ce  résultat; 
nous  allons  en  indiquer  l'usage  au  moyen  de  quelques  exemples,  qui 
nous  donneront  l'occasion  de  rappeler  la  plupart  des  formules  présentées 
dans  cet  ouvrage. 

«•nverston  4e«  aittiiirea  de  débit. 


11  arrive  souvent  qu'on  n'est  pas  d'accord  sur  la  manière  d'évaluer  les 
volumes  d'eau.  Sans  parler  du  pouce  d'eau,  dont  la  définition  se  trouve 
plus  loin  {VoccA.  de  Genieys)^  les  mesures  décimales  donnent  elles-mêmes 
lieu  à  quelque  confusion,  faute  de  s'entendre  sur  l'unité  de  temps  :  ainsi, 
un  débit  peut  être  évalué  par  seconde,  par  minute,  par  heure,  par  jour, 
par  an.  Nous  avons  cru  utile  de  mettre  tous  ces  débits  en  regard  les  uns 
des  autres,  dans  la  table  V,  pour  éviter  les  multiplications  ou  les  divisions 
que  nécessiteraient  les  opérations  de  conversion.  L'usage  de  cette  table 
est  trop  simple  pour  avoir  besoin  d'être  expliqué.  Cependant,  nous  croyons 
devoir  faire  observer  qu'à  cause  de  la  proportionnalité  des  nombres  qu'elle 
contient,  on  peut,  en  cas  de  besoin,  en  étendre  les  limites.  Si  la  quantité 
donnée  est  trop  petite,  on  la  multiplie  par  10, 100,  1000...;  si  elle  est  trop 
grande,  on  la  divise  par  10,  100,  1000... 

1.  Un  orifice  débite  l""-^-  par  jour  :  -on  demande  le  volume  d'eau  qui  «ë- 
coule  par  seconde. 

1  mètre  cube  par  jour  ne  se  trouvant  pas  dans  la  table,  on  cherchera  dans 
la  mênqie  colonne  un  débit  multiple  de  1 ,  on  trouvera  1 002°''''',2  qui  correspond 
à  0"%0116  par  seconde;  divisant  ce  nombre  par  1000,  on  a  0"»-«  ,0000116. 
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2.  Un  cours  d'eau  débite  1"*',70 par  seconde:  on  demande  le  débitparjour. 
On  trouve  que  le  débit  de  0"-«-,017  correspond  à  1469"-«-;  l"'«-,70  cor- 
respond donc  à  146  OOO*^*-  par  jour,  ou  7650\ 


La  vitesse  de  l'eau,  à  la  sortie  d'un  orifice  en  mince  paroi,  est  donnée 
par  la  formule 

V=V2gS; 

elle  ne  peut  donner  Heu  qu'à  deux  espèces  de  questions,  qui  sont  résolues 
par  les  deux  prenjières  colonnes  de  la  lab]e  L 

3.  La  charge  sur  un  orifice  est  0^,10  :  on  demande  la  vitesse  de  Veau  à 
sa  sortie. 

En  cherchant  ©"'jlO  dans  la  colonne  —,  on  trouve  en  regard  Ussl"*,*©. 

4.  On  demande  la  charge  nécessaire  pour  produire  une  vitesse  de  2"'|43. 

En  cherchant  2"',43  dans  la  colonne  U,  on  trouve  en  regard  HsO'^^dO. 
Le  produit  théorique  d'un  orifice  en  mince  paroi  est 

Q=m(ù^2gË; 
le  coefficient  m  est  donné  par  la  table  I ,  et  il  devient  alors  facile,  à  l'aide 
de  cette  table  et  de  la  table  II,  de  calculer  la  valeur  de  Q. 

IS.  On  demande  quel  est,  sous  une  charge  de  1*^,50,  le  débit  d'un  orifice 
en  mince  paroi  ayant  0",08  de  hauteur  sur  0",25  de  largeur. 


La  table  I  donne  K2gfH=5",43,  on  a  û)=0"-«-,02,  la  table  II  montre 
que  le  coefficient  m  est  compris  entre  0,611  et  0,620;  prenant  0,614,  on 
trouve  pour  le  produit  réel 

0,614x  0^02  X  5,43=0,» %067i223. 

Quand  la  contraction  n*a  lieu  que  sur  un  certain  nombre  de  côtés, 

on  multiplie  le  produit  par  le  coefficient  [l  +  0,152  -j^  p  désignant  le 

périmètre  entier  de  la  section,  et  n  la  partie  de  ce  périmètre  sur  laquelle  la 
contraction  ne  s'exerce  pas;  si,  dans  l'exemple  précédent,  l'orifice  se  trou- 
vait près  du  fond,  le  débit  deviendrait 

0'°-^-,06722  (  i  +  0, 1 52  ^)  =  0™*^-,i)70«8. 
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0er¥l«e  d'exlrénllé  •u  mOtmrmm  em  r*«le. 

6.  On  demande  la  perte  de  charge  pour  une  conduite  sur  laquelle  on  a  : 

0=0^25,  Q  débit  d'extrémité  =0»%030,  L  =  5900«- 
1^  solution,  par  la  table  de  M.  de  Prony.  On  détermine  d'abord  la  vitesse 
-f  la  table  V  donne  la  section  &)  du  cercle  dont  le  diamètre  D=0"^^25^  et 

l'on  trouve  U=  ~^  =0",61 1 .  On  cherche  ensuite,  dans  la  table  I,  la  valeur 
de  lOOODJ  qui  correspond  à  ce  chiffire,  et  Ton  trouve  0,562,  dont  on  déduit 

H=^^X  5900  =  13-, 26. 

2*  solution,  par  la  formule  H=:L  [^j  ^.  On  cherche,  dans  la  table  V, 

la  valeur  de  [^j  qui  correspond  à  Q=0"-®-,030,  dans  la  table  IV  la  valeur 

de  ^  qui  correspond  à  D=r  0'',25,  et  l'on  obtient  ainsi 

H=  5900^X0,000002  25X 1024=  13»,59. 

La  différence  entre  ce  résultat  et  le  précédent  est  à  peine  de  3  pour  100, 
c'est-à-dire  bien  au-dessous  du  degré  d'exactitude  dont  ces  sortes  de  ques- 
tions sont  susceptibles,  ainsi  que  nous  l'avons  expliqué  dans  cet  ouvrage. 

3*  solution.  On  cherche  dans  la  table  III  * ,  et  dans  la  colonne  du  dia- 
mètre 0",25,  le  débit  qui  s'dpproche  le  plus  de  0""*',030;  on  trouve 
©"•••,029645,  qui  donne  une  pente  par  mètre  de  2"",25.  On  en  déduit  celle  qui 

565 

correspond  à  0"-^',030,  en  y  ajoutant  jô7ë®""*»2^  =  ®""">®5;  ce  qui  donne 

2'"^,30.  En  multipliant  cette  quantité  par  5900,  on  obtient  13"", 57. 

Les  mêmes  procédés  de  calcul  s'appliquent  au  cas  où  le  débit,  au  lieu 
de  se  faire  tout  entier  à  l'extrémité ,  aurait  lieu  uniformément  en  route  ; 
seulement  il  aurait  fallu  prendre  alors  le  tiers  de  la  valeur  de  H. 

7.  On  demande  le  débit  (Tune  conduite  pour  laquelle  on  a  : 

D  =  0»,35,  L=3800-,  H  =  5»,70. 
i"^  solution,  par  la  table  de  M.  de  Prony ^  On  forme  la  fonction  iOOOD  -  = 

'  L*idée  de  ces  tables  est  due  à  M.  Mary.  Pour  qu'elles  trouvent  une  application  commode,  il 
faut  que  la  question  présente  un  des  diamètres  calculés;  c'est  ce  qui  arrive  assez  souvent  »  parce 
que  la  série  des  diamètres  d'une  distribution  est  limitée.  En  jetant  les  yeux  sur  ces  tables,  on 
reconnaîtra  que  le  calcul  en  est  très-simple,  et  chacnn'pourra  en  construire  de  spéciales  pour  la 
série  de  diamètres  qu'il  aurait  adoptée. 
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=  350^  =  0,525,  et  Ton  trouve  dans  la  table  U  =  0»,59;  multipliant 

cette  vitesse  par  la  section  0"**^',00966  qui  correspond  à  D = 0",37  (table  IV), 
on  trouve  0"-«-,056^76. 

2"^  solution.  On  a,  en  prenant  D*  dans  la  table  IV  : 

(l)*=«^==«£Ox^«  =  0,000 007  878, 

nombre  qui  correspond,  dans  la  table  V,  à  0°*^',056^  par  seconde,  ou  252''. 

9"  solution.  On  calcule  j=j^  =  !■'"*, 5,  on  cherche  dans  la  table  III, 

colonne  du  diamètre  0~,35,  le  débit  qui  correspond  à  cette  charge  ;  on  trouve 

0"^-,055  pour  1"'",44,  et  l'on  y  ajoute  ^^\^^y  ce  qui  donne  0"-^-,056. 

Les  mêmes  procédés  de  calcul  s'appliquent  au  cas  où  Ton  chercherait 
le  débit  en  route  ;  il  suffirait  de  prendre  3H  au  lieu  de  H,  c'est-à-dire 
17",10,  au  lieu  de  5*,70,  ou  bien  de  multiplier  le  résultat  par  k^  =  1,73. 

8.  On  demande  le  diamètre  d'une  conduite  pour  laquelle  on  a  : 
Q_0«.c.^076,  L  =  3800«",  H=5-^,70. 

1"  solution,  par  la  table  de  M.  de  Prony.  On  forme,  au  moyen  des 
données  de  la  question,  la  fonction  1000  000000  QJ*=171,  et  l'on  trouve, 
,  dans  la  table  I,  qu'elle  correspond  à  une  vitesse  0'",63  et  à  1 000  DJ=  0,5964, 
d'où  l'on  tire  D  =  0~,397. 

ap  solution.  On  a,  en  prenant  (^j    dans  la  table  IV, 

^— h(2Ô/   —  5,70  —^y^^^^f 

quantité  qui  correspond,  dans  la  table  IV,  à  un  chiffre  compris  entre  0",39 
et  0",40. 

3*  solution.  On  calcule  la  pente  r=3inÂ=  *"*"?5;  on  cherche  dans 

la  table  III  le  diamètre  qui,  pour  cette  charge,  donne  un  débit  de  0"^-,076S 
et  l'on  trouve  que  le  diamètre  0°*,40  fournit  0™^',078^8  pour  1°*",53  de 

charge,  par  conséquent,  (0™*^-,0788  — ^4"'^',53),  ou  0«°'«,078^  pour 

1"»«,5;  ce  diamètre  est  donc  un  peu  trop  fort. 

Les  méthodes  précédentes  sont  préférables,  lorsqu'on  désire  une  plus 
grande  approximation,  car  le  diamètre  qui  résout  la  question  pourrait  m 
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trouver  compris  entre  deux  diamètres  des  tables,  et  Tinterpolation  devien* 
drait  difficile. 

Les  mêmes  procédés  de  calcul  s'appliquent  au  cas  où  il  s'agirait  d'un 
débit  en  route;  il  sui&rait  de  multiplier  par  3  la  charge  H  donnée,  ou  de 

prendre  les  ttt  du  résultat  final. 

9.  On  demande  la  longueur  d'une  conduite  pour  laquelle  on  a: 

H=13-,59,  D=0»,25,  Q=0«%030^ 

1"*  solution,  par  la  table  de  M.  de  Prony.  On  déterminerait  la  vitesse 
comme  dans  la  question  6,  et  Ton  aurait,  au  moyen  de  la  table  I,  100001= 
0,562,  d'où  Ton  déduirait 

L^iOOODH^ 

0,562 

2*  solution.  En  prenant  dans  la  table  Y  la  valeur  de  f^j  ,  et  dans  la 
table  IV  celle  de  D*,  on  aura 

ï  _  HP»  _  15,59X0,000  977  _ 

(QY~      0,000  022  5      —  ^^"^    • 

\20/ 

^^ solution.  On  chercberait,  dans  la  table  III  et  dans  la  colonne  D=:0"*,25, 
le  débit  0™  *^',030,  et  après  avoir,  comme  dans  la  question  6,  déterminé  la 

4  ne  KO 

charge  par  mètre  =0"^^',0023,  on  aurait  L=  ^^  =  5908". 

iO  On  demande  la  hauteur  à  laquelle  pourra  s'élever  un  jet  d'eau 
ayant  une  charge  de  30""  sur  un  orifice  et  alimenté  par  une  conduite  pour 
laquelle  on  a  : 

D  =  0»,25,  Q=0««,030,  L=5900". 

On  calculera  d'abord  la  perte  de  charge  comme  dans  la  question  6,  on 
en  conclura,  pour  première  valeur  de  fe,  30"" — 13", 59=  16", 41,  et  l'on 
aura  pour  la  hauteur  du  jet 

fe'=/i— 0,01/i'=16,41  — 0,01(16,41)"=13'",71. 

Les  questions  qui  précèdent  se  résolvent  facilement  par  les  tables  do 
logarithmes  ou  par  celles  de  M.  de  Prony,  et  nous  convenons  que  les  nôtres 
n'offriraient  pas  de  grands  avantages,  si  Ton  n'avait  jamais  à  traiter  que 
ces  sortes  de  problèmes.  Mais  on  verra  que  leur  usage  simplifie  beau- 
coup les  calculs  dans  les  questions  suivantes,  où  les  autres  tables  ne 
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pourraient  êtr&d'aucun  secours.  Nous  pensons  donc  qu'en  s'en  servant  ex- 
clusivement pour  tous  les  cas,  on  évitera  la  confusion  et  les  erreurs  qui 
sont  presque  toujours  la  conséquence  de  remploi  simultané  de  plusieurs 
méthodes. 

11.  On  demande  le  diamètre  d'une  conduite  qui,  devant  avoir  une  Ion-- 
gueur  donnée,  fournira  le  même  débit  qu*une  autre  conduite  ainsi  composée  : 

1=  700~,  d=0~,35, 
^=2000^  rf'=0™,40, 
r=1100^    rf'=0»,50. 

En  appelant  A  et  (ï  la  longueur  et  le  diamètre  de  la  nouvelle  conduite, 
on  aura  : 

i=/|i)+r(^)+r[j;]===700X  190+2000x98+ 1100X32=^^ 

En  donnant  une  valeur  à  A,  on  obtient  une  valeur  correspondante  pour  i. 
Si  la  nouvelle  conduite  devait  être  dans  remplacement  de  Tancienne  et 
avoir,  par  conséquent,  la  même  longueur,  on  trouverait  : 

i_  364200  _ 

^•—    3800    —  ^^»»*> 

nombre  qui  correspond,  dans  la  table  IV,  à  un  diamètre  compris  entra 
0»,40et0«,41. 

Si  la  conduite  devait  suivre  une  autre  direction  sur  une  longueur  do 
6000",  par  exemple,  on  aurait  : 

nombre  qui  correspond  à  D=0",44, 

On  pourrait  de  même  se  donner  le  diamètre  ^  et  en  conclure  la  longueur 
X  :  on  ne  doit  pas  perdre  de  vue  que  la  conduite  n'est  équivalente  que  pour 
le  débit  à  l'extrémité. 

12.  On  demande  le  diamètre  équivalent  de  la  conduite  unique  qui  peut 
remplacer  trois  conduites  d'égale  longueur  et  dont  les  diamètres  sont 

rf=0»,20,  d'=0»,30,  rf'=0«,40. 

En  appliquant  la  formule 

/?=^/y+K3^+^/a^, 

on  trouve,  au  moyen  de  la  table  IV, 

42 
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^^?=:0,0179+0,0495+0,1012=0,1686, 
nombre  qui  correspond  à  un  diamètre  compris  entre  0",49  et  0",50. 

13.  On  demande  quel  doit  être  le  diamètre  d'une  conduite  unique  de 
1300""  de  longueur,  qui  peut  remplacer  trois  conduites  ayant  les  longueurs 
et  les  diamètres  suivants  : 

/=1000»,     r=1500»,    r=1200», 
d=0-,20,     d'=0-,30,   cr=0-,40. 

En  appliquant  la  formule 

on  trouve,  au  moyen  de  la  table  IV, 

chiffre  correspondant  à  un  diamètre  compris  entre  O'^^iO  et  0,50. 

14.  On  demande  le  débit,  sous  une  charge  deiT^^  d'un  système  de  trois 
conduites  ainsi  composé  : 

La  première,  de  0",25  de  diamètre,  s  étend  sur  3300"  de  longueur; 

La  deuxième  a  0™,40  de  diamètre  sur  3800"  de  longueur ^  et  0",30  sur 
750*  de  longueur; 

Ces  deux  conduites,  dont  Vorigine  commune  est  dans  le  réservoir  supé-- 
itetir,  se  réunissent  et  se  rendent  au  réservoir  inférieur,  au  moyen  d'une  troi^ 
sième  conduite  (fe.0",30  de  diamètre  et  de  3200""  de  longueur. 

Le  diamètre  moyen  de  la  deuxième  conduite  est  donné  par  la  formule 

4  _5800X98+7Î10X417  _  ^  ^^  ^ç. 
!•""  455Ô  —  10U,7Z, 

chiffre  qui  correspond^  dans  la  table  lY,  à  0",37  environ. 

Le  diamètre  moyen  de  la  conduite  unique  qui  peut  remplacer  cette  con- 
duite de  0",37,  et  la  première  de  0",25,  est  donné  par  la  relation 

d'où  Ton  tire  |/5^=0,10336, 

qui  correspond  à  un  diamètre  un  peu  plus  fort  que  0"y40.  Nous  pouvons 
donc  maintenant  considérer,  à  la  place  du  système  donnée  une  conduite 
unique  à  diamètre  variable,  ainsi  composée  : 
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0'°,40  sur  3300'"  de  longueur, 
0»,30  sur  3200" 

Appliquant  à  cette  conduite  le  calcul  du  nMl,  on  trouve 


i   _         ^^(0,40)"  '  ^ — ""(0,30/  _  5300X98+5200X417  _  i  g8i  400  _  ^^  > 
"^•~         65ÔÔ       "  6500      ""  6500  —^^^9 

chiffre  correspondant  à  un  diamètre  de  0"',33, 

Enfin,  le  système  proposé  se  trouve  réduit  à  une  seule  conduite  ayant 
un  diamètre  constant  de  0'',33  et  OSOO""  de  longueur;  le  débit,  sous  la 
charge  donnée^  s'obtient  donc,  en  définitive,  par  la  relation 

/l.r=^='-^^^^^^^^ =0,000  010  25. 

\20/  L  ~         6500         —  v,vvi/vjv^u. 

En  cherchant  dans  la  table  Y,  on  trouve  que  cette  valeur  de  [^j  cor- 
respond à  un  débit  de  0"',064^  ou  288'. 

Si  l'on  voulait  avoir  le  débit  de  Tune  des  deux  branches,  de  celle  de 
0"',25  de  diamètre,  par  exemple,  on  calculerait  la  perte  de  chaîne  corres- 
pondant à  un  débit  de  O^'^OOi  dans  la  conduite  de  0"',30  de  diamètre  et 
de  3200""  de  longueur,  comprise  entre  le  point  de  jonction  et  Torifice  ex- 
trême,  à  Taide  de  la  formule  : 

H=l(^)'^=3200xO,00001025x41T=:18-68* 

La  charge  totale  étant  de  17°*,  la  perte  commune,  dans  chacune  d^s 
deux  branches,  est  de  3°^,32.  Le  débit  de  celle  de  0"*,25  de  diamètre  et  de 
3300""  de  longueur  se  déduira,  par  conséquent,  de  la  relation 

chiffre  correspondant,  d'après  la  table  Y,  à  un  produit  de  0"*',019^8  par 
seconde,  ou  89*^.  Le  débit  de  l'autre  branche  sera  donc  0"«',064 — 0*%0198 
ou  0"«^-,044^2  par  seconde,  ou  198». 

15.  Une  conduite  à  diamètre  constant,  ou  qu'on  y  a  ramenée  par  le 
calcul,  débite  à  son  extrémité  0"*^-,125  :  on  demande  ce  que  devient  ce 
produit,  lorsqu'on  fait  une  prise  de  0"'*-,016'  au  quart  de  la  longueur  de 
la  conduite. 

Ce  débit  est  donné  immédiatement  par  la  formula  't 

9''==Q''— j-L9'=0,125— lo,016==0"%121^ 
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16.  Une  conduite  à  diamètre  constant  ^  ou  quon  y  a  ramenée  par  le 
calctd,  débouche  y  par  deux  branches^  dans  deux  réservoirs  placés  à  des 
niveaux  différents  (fig.  22),  savoir  :  le  réservoir  intermédiaire  à  6"^  et  le 
réservoir  inférieur  à  12°^  au-dessous  du  réservoir  supérieur  :  on  demande 
le  débit  de  ces  deux  orifices,  en  supposant  qu'on  ait  : 

pour  la  branche  commune  qui  part  du  réservoir  (T origine.  .  l  =  300", 

qui  va  au  réservoir  le  plu^  bas f=200", 

qui  va  au  réservoir  intermédiaire r=600*. 

Soient  q^  q'y  (f  les  débits  inconnus  de  ces  trois  branches. 
En  vertu  de  la  formule 

on  à 

faisant  pour  la  première  partie  du  calcul  [/^— =1,  ce  qui  n'altère  pas  les 

rapports  entre  les  produits,  on  aura  9'<  0,041  ;  mais  le  produit  d'extré- 
mité, s'il  n'y  avait  pas  de  prise  en  route,  serait 

La  prise  q^  étant  faite  au  tiers  de  la  longueur,  on  a 

/>0,116  — ix0,041, 

ou  5r>0,102. 

On  a  ainsi  une  valeur  déjà  très-approchée,  attendu  que  Terreur  ne  porte 

que  sur  9',  qui  n'entre  que  pour-  dans  l'expression  de  q'^  et  l'on  pourrait  se 

contenter  de  cette  approximation,  si  q'  était,  avec  9,  la  seule  quantité  qu'on 
désirât  connaître,  car,  d'autre  part,  g=9'+9''=0,102+0,041=0,U3: 
Mais  si  l'on  veut  avoir  une  valeur  plus  approchée  de  q'^  on  calculera  la 
charge  nécessaire ,  sur  le  point  d'embranchement ,  pour  fournir  le  débit 
0«'^-,741,  au  moyen  de  la  formule 


r/z 

K      500 


300 

ce  qui  donnera  : 


4<0,041,  d'où  y<0,50, 
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9>|/lo«0,13é, 

et  Y>?--?"'  ou  M31. 

On  peut  déduire^  de  ces  valeurs  une  nouvelle  expression  de  la  charge 
sur  le  branchement,  au  moyen  de  la  relation 

|/^>  0,031,  d'où  l'on  tire  y  >  0,29, 
et  g<l/gouO,138, 

q'<q—q'    pu  0,035. 
En  posant  de  nouveau 

y'm<^^^^^  oui/<0,37, 

on  en  déduit 

9  >  0,137, 
9''<0,103, 
9>  0,034. 

On  voit  que,  par  cette  méthode,  on  peut  res8en*er  indéfiniment  les  limites 
entre  lesquelles  se  trouve  comprise  chacune  des  valeurs,  et  parvenir  ainsi 
à  une  approximation  aussi  grande  qu'on  le  désire.  Dans  cet  exemple,  on 
arriverait  plus  vite  au  résultat,  si,  après  avoir  déterminé  la  valeur  appro- 
chée de  9^,  on  s'en  servait  pour  déterminer  y. 

Pour  avoir  les  quantités  réelles  débitées,  il  suffirait  de  multiplier  les 

chifiPres  précédents  par  [/  —\  ainsi,  pour  un  diamètre  de  0"',25,  ce  serait 

Cette  méthode  de  calcul  s'applique  à  tous  les  problèmes  dans  lesquels 
leau  entre  ou  sort  par  deux  réservoirs. 

Les  questions  6,  7,  8  et  9  embrassant  tous  ces  problèmes  du  service 
simple  en  route,  nous  pouvons  passer  maintenant  au  service  mixte. 
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•ervlce  ■rtxle. 

i7.  On  demande  la  perte  de  charge  à  Veaitrémité  d'une  conduite  pour 
laquelle  on  a  : 

Q  débit  uniforme  en  route  =  0,«0n ,    P  débit  à  V extrémité  =  0"%010', 
D  =  0»25,     L=B900-. 
En  vertu  de  la  formule 

H=i^(Q"+3QP+3F),  (22) 

on  déterminerait  exactement  H;  mais,  pour  cette  question  et  les  sui- 
vantes, il  est  plus  simple  et  presque  toujours  suffisant  de  se  servir  de  la 
formule 

qui  donnera 

H=  1024X  5900  (M5><«:^l±M12)'=3- 87. 

18.  On  demande  le  débit  P  à  l'extrémité  d'une  conduite  pour  lafuM$ 
on  a: 

D=0«,25,  L=5900-,  H=3-,87,  Q=0«%011. 

De  ces  données  on  tire 

» 

nombre  qui  correspond,  dans  la  table  des  débits,  à  0*«-,016. 
On  a  donc 

0,55X0"%011+P  =  0»%016,  d'où  P=0«%010. 
Si,  avec  les  mêmes  données,  on  avait  connu  P  au  lieu  de  Q,  on  aurait  eu 

0,55xQ  +  0«%010=0»%016, 
et  on  en  aurait  tiré  Q=0"-^-,01 1 . 

19.  On  demande  le  diamètre  dune  conduite  pour  laquelle  on  a  ; 

Q  débit  en  route  =  0"*^-,01 1 , 
P  débit  à  Vextrémité  =  0"-«-,010, 
L  =  5900~,  H=3-,87. 
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En  résolvant  la  formule  (25)  par  rapport  à  D^,  on  obtient 

nombre  qui  correspond  àD  =  0'^25. 

20.  On  demande  la  longueur  d'une  conduite  pour  laquelle  on  a  : 

D=0-,25,  H=3~,87,  Q=0"%011,  P=0«,010. 
On  trouve,  par  la  même  méthode  que  ci-dessus  : 

I  _  Hy         _5,87X0>000977_„    .^ 

^~  /0,55Q+P\«~     0,00000064     — ^^"*    • 
l       «0       / 

Nota.  D*api*ès  ces  exemples,  on  voit  qu*en  général,  pour  les  calculs  du 
service  mixte,  il  faut  former  la  somme  0",55Q-|-P,  la  considérer  comme  un 
débit  à  l'extrémité,  et  appliquer  les  formules  relatives  à  ce  genre  de  débit. 

Service  en  rente  par  deux  réeerrelni. 

21.  On  demande  i  quelle  distance  1  du  réservoir  supérieur  se  fait  le 
partage  des  eaux  d'une  conduite  pour  laquelle  on  a  : 

D=0",35,  L=3800"',  h  différence  de  niveau  entre  les  deux 
réservoirs = S",?©,  Q  débit  en  route  =  0"-^-,200. 

Si  l'on  appelle  R  le  débit  porté  au  réservoir  inférieur,  quand  la  conduite 
ne  débite  rien  en  route,  on  a 

g.^*^^^^!^  =«.,««0007  873. 

On  a  du  reste,  d'après  les  tables, 

.0001. 


(ê)=''.« 


La  formule  à  appliquer  est  alors 


R\* 


^  iïï'        W" 


d'où  l'on  tire 

i_r>  897^     l—r<  1 196»  ; 

la  valeur  exacte  se  trouvant  beaucoup  plus  près  de  la  seconde  limite  que 
de  la  première,  en  prenant  2  — r=  1200"',  on  aurait 

i  =  2600-^,     i— r=1300^ 
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Si  Ton  voulait  avoir  un  plus  grand  degré  d'approximation,  il  faudrait 
vérifier  les  équations 

/•— f=3^|L',    i+r=L. 

Pour  obtenir  les  quantités  d'eau  débitées  par  chacun  des  réservoirs,  il 
suffirait  de  multiplier  les  longueurs  l  et  V  par  ~  ;  ainsi,  dans  le  cas  que  nous 
considérons,  on  aurait  : 

S=2500^=0«»-%132,    S  =  1300g  =  0™%168. 

La  perte  décharge  sur  le  point  de  partage  se  calculerait  facilement, 
au  moyen  de  la  formule 


3     D»     ' 


ou  directement,  par  Féquation 

„_i  (iôj    n 
3  l/D»  *• 

Toutes  les  fois  que  l  est  une  des  données,  la  question  peut  toujours  se 
résoudre  au  moyen  de  la  formule  précédente»  et  par  le  même  calcul  que 
pour  le  cas  du  débit  uniforme.  Nous  croyons  inutile  de  nous  arrêter  à  des 
exemples  spéciaux. 

22.  On  demande  le  débit  Q  d'un  (iqueduc  pour  lequel  on  a  : 

/  cfemi-iargieMr =0»,55,  fe==0»,60,  i=0*,00014. 
n  suffit  de  substituer  ces  nombres  dans  l'équation 

\20/  ~l+h  0,035  ' 

on  obtient  (ê)  =^'®®^  *2*^ 

quantité  qui  correspond  à 

Q=0™^,223*  ou  1000». 

La  vitesse  serait  a  =  ^|^ôx06~  ^"'^3378, 
Pour  résoudre  le  même  problème  au  moyen  de  la  table  de  Mi  de  Prony, 
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on  formera  le  produit  1000  -^  i =^0,14 =0,048 787,. .,  ce  qui  don- 
nera pour  u  un  nombre  compris  entre  O'^fiZ  et  0'',34  et,  par  conséquent^ 
le  même  débit. 

23.  On  demande  la  hauteur  h  que  prendra  Veau  dans  un  aqueduc  pour 
lequel  on  a  : 

/=0^55,  Q=0"%223,  i=0-,00014. 

Le  diamètre  du  tuyau  équivalent  serait  donné  par  l'équation 

D5_       ^       /Q  \>_  0,000125  _  3 

^  — 0,00014\20/  —  0,00014  ~^y^^^y 

qui  correspond  à  un  diamètre  de  O'^yOS  et  à  une  section  de  0"',754.  Si 

Taqueduc  devait  avoir  la  même  section,  l'on  aurait  fe— .y— =0°*,67;  mais 

nous  savons  que  dans  l'aqueduc  la  vitesse  doit  être  à  celle  du  tuyau  à  peu 
près  dans  le  rapport  de  109  à  100;  nous  aurons  donc,  comme  valeur  ap- 

proximative  de  fe,  fc=7Î--=0",633.  Pour  obtenir  une  valeur  plus  appro- 

chée,  on  se  servira  de  l'équation 

fc«=0,035(î±!î)D», 

dans  laquelle  on  fera  n=^=^=0,87.  On  en  déduira 

fc»=0,035  X  2,84  X'0,90=0,0795, 

nombre  qui,  dans  les  tables,  correspond  à  àsO'^.OO. 

La  même  marche  de  calcul  est  applicable  au  cas  où  h  est  donné,  car  h 
et  {entrent  d  une  manière  symétrique  dans  l'équation  précédente. 

24.  On  demande  la  pente  i  d'un  aqueduc  pour  lequel  on  a  : 

/=0»,55,  A=0-*,60,  Q=0»%2à3^ 
Par  la  formule  applicable  à  cette  question,  on  a  immédiatement  : 

i=0,035  (ê)'^'=  0,035  X  0,000 125  Ji|5=0«,000  14. 
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T4III4B  I. 

COBRIffOiqtillT  iUI  VITIiSIS  BB  t'lA«  DABS  LES  CORiUlTKSt 


i(aa+P<«*) 

OJ* 

ouDJ 

l 

DioUIplié  pn 

«ulUpliélur 

Kt«. 

1000. 

i>)oo,Oûo,oeo 

0,397  6 

63,34867 

0,412  8 

69,56920 

0,4280 

76,26882 

0,443  6 

83,47467 

0,459  6 

91,21488 

0,475  6 

99,51864 

0,4920 

106,4162 

0,508  8 

117,9387 

0,3260 

128,1186 

0,5432 

138,9894 

0,5608 

150,5856 

0,578  4 

162,9428 

1 

0,596  4 

176,0980 

0,6U8 

190,0892 

0,a33  6 

204,9556 

0,652  4 

220,7375 

0,671  6 

237,4767 

0,691  2 

255,2161 

0,711  2 

273,9996 

0,731  2 

293,8729 

0,751  6 

314,8827 

0,772  0 

337,0769 

0,792  8 

360,5049 

0,814  0 

385,2175 

0,855  6 

411,2668 

0,857  2 

438,7063 

0,879  2 

467,5908 

0,9016 

497,976» 

0,9240 

529,921  9 

0,9472 

«63,485  4 

0,970  0 

W8,7281 

0,993  6 

635,7120 

1,017  2 

674,501 1 

i,041  2 

■îl  5,1 601 

1,065  2 

757,7570 

1,0900 

802,3591 

1,1148 

849,0367 

1,139  6 

897,861  6 

1,165  2 

948,9067 

1,190  8 

1002,247 

1,216  8 

1057,959 

1,242  8 

1 116,121 

1,269  2 

1 176,813 

1,2960 

1240,117 

1,323  2 

1306,116 

1,350  4 

1  374,894 

1,378  0 

1446,540 

1,4060 

1521,141 

1,4340 

1  598,788 

1,462  4 

1 679,574 
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3S9 


U« 

^9 

UTEUn 

0520 

0530 

0541 

0551 

0562 

0573 

0584 

*  ,  WCJ  A 

059  5 

1,6996 

i,uy 

u,0606 

1,7308 

1,10 

0,0617 

1,7620 

iM 

0,062  8 

1,793? 

m 

0,063  9 

1,8252 

4,13 

0,0651 

1,857  2 

1,14 

0,066  2 

1,8896 

1,15 

0,0674 

1,922  0 

1,16 

0,0686 

1,954  8 

^M. 

0,069  8 

1,988  0 

1,18 

0,071  0 

2,0216 

1,19 

0,072  2 

2,055  2 

1,20 

0,073  4 

2,08S  2 

1,21 

0,0746 

2,123  6 

1,22 

0,075  8 

2,1580 

1,23 

0,0771 

2,1928 

,25 

0,0783 

2,2280 

0,079  7 

2,263  2 

1,26 

0,0809 

2,2988 

1,27 

0,0828 

2,334  8 

1,28 

0,083  5 

2,374  2 

1,29 

0,084  8 

2,4076 

1,30 

0,086 1 

2,4444 

1,31 

0,087  5 

2,4816 

1,32 

0,088,8 

2,518  8 

1,33 

0,0901 

2,556  4 

1,34 

0,091  5 

2,5944 

1,35 

0,0929 

2,632  4 

1,36 

0,0943 

2,670  8 

1,37 

0,095  7 

2,709  6 

1,38 

0,097  0 

2,748  4 

1,39 

0,098  4 

2,788  0 

1,40 

0,0999 

2,827  6 

1,41 

0,101  3 

2,8672 

1,42 

0,1028 

2,9072 

1,43 

0,1042 

2,9476 

1,44 

0,1057 

2,988  4 

1.45 

0,107  2 

3,029  2 

1,46 

0,108  a 

3,0708 

1,47 

0,1101 

3,1120 

1,4a 

0,111  6 

3,1540 

1,49 

0,1131 

3,1960 

1,50 

0,1147 

3,2384 

2  450,543 

2564,041 

1,89 

2  681,705 

1,60 

2  803,650 

2  929,990 

3060,843 

1,63 

3 196,331 

1,64 

3  336,574 

1,65 

3  481,696 

1,66 

3  631,823 

1,67 

3  787,085 

1,68 

3  947,612 

1,69 

4113,535 

1,70 

4^4,991 

1,71 

4  462,117 

1,72 

4645,052 

1,73 

4^33,937 

1,74 

5  028,917 

1,78 

5230,138 

1,76 

5  437,749 

1.77 

5  651,900 

1,78 

5  872,745 

1,79 

6  400,439 

1,80 

6  335,142 

1,81 

6  577,012 

1,83 

6  826,214 

1,83 

7  082,912 

1,84 

7  347,275 

1,85 

7  619,472 

1,86 

7  899,677 

1,87 

8  488,065 

1,88 

8  484,814 

1,89 

8  790,104 

1,90 

9104,119 

1,91 

9427,044 

1,91 

9759,067 

1,93 

10100,38 

1,94 

10451,47 

1,98 

40811,65 
Il  182,00 

1,96 

1,97 

44  562,43 

1,98 

14  953,45 

1,90 

42354,36 

â,00 

0,127  3 
0,1289 
0,430  5 

0,432  4 
0,433  7 
0,435  4 
0,437  4 
0,138  8 
0,440  5 
0,442  2 
0,1440 
0,4456 
0,447  3 

0,449  0 
0,450  8 
0,452  5 
0,454  3 
0,4561 
0,457  9 
0,459  7 
0,464  5 
0,463  3 
0,465  4 

0,467  0 
0,168  8 
0,4707 
0,1726 
0,474  5 
0.476  3 
0,4782 
0,480  4 
0,182  0 
0,1840 

0,1859 
0,1878 
0,1898 
0,191  8 
0,1938 
0,4958 
0,4978 
0,499  8 
0.204  8 
0,2039 


3,587  2 
3,632  0 
3,677  2 

3,7224 
3,768  0 
3,8140 
3,860  4 
3,906  8 
3,953  6 
4,0008 
4,0480 
4,096  0 
4,443  6 

4,4920 
4,2404 
4,2892 
4,3380 
4,3876 
4,4372 
4,4868 
4,537  2 
4,5876 
4,6384 

4,689  2 
4,740  4 
4,792  0 
4,844  0 
4,896  0 
4,948  4 
5,0008 
5,0540 
5,407  2 
5,460  4 

5,2444 
5.2684 
5,3228 
5,3778 
5,4324 
5,4872 
5,5428 
5,5984 
5,6544 
5,7408 


45067,46 

46  472,87 
46990,99 

47  528.07 
48066,35 
48624,07 
49  495,47 
49  780,82 
20380,35 
20994,34 
21  623,04 
22266,70 
22925,61 

23600,08 
24290,20 
24996.44 

25  719.08 

26  458,20 
27814,29 
87987,56 

28  778,34 

29  586,83 

30  413,42 

31  8| 

33  Oi 
33» 

34  8î 

35  71 

36  7: 

37  7^ 

38  7^ 

39  T 

40  7 
44  8 
429 
440 
4541 
46  3i 
47» 
487 
499 
54  « 
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Il 

U« 

i(au4-Pt«') 

QJ* 

u 

U* 

iiaU-hM 

Q/« 

^0 

ouDJ 

multiplié  par 

^g 

oaDJ 

molUplièpar 

Il  VtTÊSSfi 

HACITEUR 

maliipllé  par 

TITESSG 

flAUTEUR 

mnlUplié  par 

Lot»».. 

1000. 

1,000,000,000 

Monmm. 

1000. 

1,000,000,000 

sTôi 

0,2059 

5.7672 

52509,52 

2^51 

0,3211 

8,950  4 

157919,5 

2,02 

0,2080 

5,824  0 

53  815,91 

2,52 

0,323  7 

9,0212 

161 065,6 

2,03 

0,2100 

5,8812 

55148,18 

2,53 

0,326  3 

9,092  0 

164261.7 

2,04 

0,2121 

5,938  8 

56  506,70 

2,54 

0,328  9 

9,163  2 

167508,3 

2,05 

0,2142 

5,996  4 

57891,86 

2,55 

0,3315 

9,234  4 

170806,0 

2,06 

0,2163 

6,0544 

59  304,05 

2,56 

0,3341 

9,306  8 

174155,5 

2,07 

0,2184 

6,112  4 

60  743,67 

2,57 

0,336  7 

9,3792 

177557,2 

2,08 

0,2205 

6,171  2 

62  211,10 

2,58 

0,339  3 

9,4516 

181  012,0 

2,09 

0,2226 

6,2300 

63  706,76 

2,59 

0,341  9 

9,5240 

184520,3 

2,10 

0,2248 

6,288  8 

65  231,05 

2,60 

0,3446 

9,597  2 

188082,9 

2.il 

0,226  9 

6,3484 

66  784,38 

2,61 

0,3472 

9,670  4 

191  700.2 

2.i2 

0.2291 

6,4080 

68367,16 

2.62 

0.349  9 

9,7440 

195  372,9 

2,13 

0,2313 

6,467  6 

69  979,80 

2,63 

0,352  6 

9,818  0 

199101,8 

h\i 

0,233  4 

6,528  0 

71  622.73 

2,64 

0,355  3 

9,892  0 

202887,3 

2,i5 

0,2356 

6,588  4 

73296,37 

2,65 

0,358  0 

9.966  4 

206  730,2 

2,16 

0,237  8 

6.6492 

75001,16 

2,66 

0,360  7 

10,040  8 

210631.2 

2,17 

0,2400 

6.7100 

76  737,51 

2,67 

0,363  4 

10.116  0 

214590.8 

2,18 

0,2422 

6,771  2 

78505,89 

2,68 

0.3661 

10,191  2 

218609,7 

2,19 

0,2444 

6,832  8 

80306,70 

2,69 

0,368  8 

10,266  8 

222688.6 

2,20 

0,246  7 

6,8948 

82140,41 

2,70 

0,371  6 

10,342  4 

226  828,1 

2,21 

0,2490 

6,956  8 

84007,46 

2,71 

0,374  4 

10,418  4 

231  029,0 

2,22 

0,251  2 

7,019  2 

85908.32 

2,72 

0,377 1 

10,494  8 

235  291.9 

2,23 

0,253  5 

7,0820 

87  843,43 

2,73 

0,379  9 

10,571  6 

239  617,6 

2,24 

0,255  7 

7,1448 

89  813,25 

2,74 

0,382  7 

10,648  4 

244006,5 

2,25 

0,2580 

7,2084 

91  818,24 

2,75 

0,385  5 

10,725  6 

248  459,6 

2,26 

0,2603 

7,271  6 

93  858,90 

2,76 

0,388  3 

10,802  8 

252977,4 

hll 

0,262  6 

7,335  6 

95935,66 

2,77 

0,3911 

10,880  8 

257560,7 

2,28 

0,2649 

7,3996 

98049,03 

2.78 

0,3939 

10,958  8 

262  210,2 

2,29 

0,2673 

7,4640 

100 199,5 

2,79 

0,396  7 

11,036  8 

266926,7 

2,30 

0,269  6 

7,5288 

102387,5 

2,80 

0,399  6 

11,115  6 

271  710,6 

2,31 

0,2720 

7,593  6 

104613,6 

2,81 

0,4025 

11,1944 

276563,0 

2,32 

0,2743 

7,658  8 

106878,2 

2,82 

0,405  4 

11,2736 

281484,4 

2,33 

0,2767 

7.7240 

109181,8 

2,83 

0,4082 

11,3528 

286  475,7 

2,34 

0,2791 

7,7900 

111525.4 

2,84 

0,411  1 

11,4324 

291  537,6 

2,35 

0,281  5 

7,856  0 

113908,3 

2,85 

0,4140 

11,5124 

296  670,7 

3,36 

0,2839 

7,9224 

116332,2 

2,86 

0,416  9 

11,592  8 

301  875,9 

2,37 

0,2863 

7.988  8 

118797,1 

2,87 

0,419  8 

11,6732 

307153,8 

2,38 

0,2887 

8.055  6 

121  303,7 

2.88 

0,4228 

11,7540 

312505,4 

2,39 

0,2911 

8.122  8 

123  852,3 

2,89 

0,425  7 

11,8352 

317  931,2 

2,40 

0,2936 

8,190  4 

126443,7 

2,90 

•    0,428  7 

11,916  4 

323  432,2 

2,41 

0.2960 

8,2580 

129  078^2 

2,91 

0,4316 

11,9980 

329009,1 

2,42 

0,298  5 

8.3260 

131  756,4 

2,92 

0,434  6 

12,0800 

334  662,6 

2,43 

0,3010 

8,3940 

134479,0 

2,93 

0,437  6 

12,1620 

340393,6 

2,44 

0,3a3  4 

8,462  8 

137  246,3 

2,94 

0,440  6 

12,2448 

346202,8 

2,45 

0,3060 

8,5316 

140059,0 

2,95 

0,443  6 

12,3276 

352091,0 

2,46 

0,308  5 

8,6008 

142  917,7 

2.96 

0,446  6 

12,4104 

358  059,1 

2,47 

0,311  0 

8,6700 

145  822,8 

2,97 

0,449  6 

12,493  6 

364107,9 

2,48 

0,313  5 

8,739  6 

148  775,0 

2,98 

0,452  6 

12,5772 

370238,1 

2,49 

0,3160 

8,809  6 

151  774,8 

2,99 

0.455  7 

12,661  2 

376  450,6 

2,50 

0,3186 

8,879  6 

154  822,8 

3,00 

0,458  8 

12,745  2 

382  746,3 
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. 

U 

U« 
^9 

U 

U» 

U 

U« 

TITESSB. 

HAUTEUR 

HAUTEUR 

VITESSE. 

HAUTEUR 

VITESSB. 

HAUTEUR 

eorre«pondâDte 

m. 
3.01 

o'!4618 

m. 
3.51 

0.6280 

tn. 
4.01 

0.8197 

m. 
4.51 

1.0368 
1.0414 
1.0460 
1.0507 
1.0553 
1.0599 
1.0646 
1.0692 
1.0739 
1.0786 

3.02 

0.4649 

3.52 

0.6316 

4.02 

0.8238 

4.52 

3.03 

0.4680 

3.53 

0.6352 

4.03 

0.8279 

4.53 

3.04 

0.4711 

3.54 

0.6388 

4.04 

0.8320 

4.54 

3.05 

0.4742 

3.55 

0.6424 

405 

0.8361 

4.55 

3.06 

0.4773 

3.56 

0.6460 

4.06 

0.8402 
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0.4930 

3.61 
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0.7092 
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4.25 
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3.76 
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4.26 

0.9251 

4.76 

3.27 
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3.77 
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4.27 

0.9294 

4.77 

3.28 

0.5484 

3.78 
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4.28 
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4.78 

3.29 
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3.79 

0.7322 

4.29 
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3.30 
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4.30 
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0.7400 
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1.1842 
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3.32 
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3.82 

0.7438 

4.32 

0.9513 

4.82 

3.33 

0.5652 

3.83 

0.7478 

4.33 

0.9557 

4.83 
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1.1941 

3.34 

0.5686 

3.84 

0.7517 

4.34 
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4.84 

3.35 
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3.85 
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4.35 

0.9646 

4.85 

1.1990 
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3.86 
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4.86 

1.2040 
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3.87 

0.7634 
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4.87 

1.2090 

A    AJ  OO          11 

3.38 

0.5823 

3.88 

0.7674 

4.38 

0.9779 

4.88 

1.2139     1 

3.39 

0.5858 

3.89 

0.7713 

4.39 

0.9823 

4.89 

1.2189 

3.40 

0.5893 

3.90 

0.7753 

4.40 

0.9869 

4.90 

1.2239 

3.41 

0.5927 

3.91 

0.7793 

4.41 

0.9913 

4.91 

1.2289 

3.42 

0.5962 

3.92 

0.7833 

4.42 

0.9958 

4.92 

1.2339 
1.2389 

3.43 

0.5997 

3.93 

0.7873 

4.43 

1.0003 

4.93 

3.44 

0.6032 
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0.7913 

4.44 

1.0048 

4.94 

1.2440 
1.2490 

3.45 

0.6067 

3.95 

0.7953 

4.45 

1.0094 

4.95 

3.46 
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3.96 

0.7993 

4.46 
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3.97 
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^g 
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VITESSE. 

HAUTEUR 

VITESSE. 
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VITESSE. 

HAUTEUR 
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llÀUTEUR 

eorrespondante 
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m. 

m. 

tn. 

m. 

tn. 

m. 

m. 

m. 

5.01 

1.2795 

5.51 

1.5476 

6.01 
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2.1603 

5.02 

1.2846 

5.52 

1.5532 
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2.1670 

5.03 
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5.53 

1.5588 

6.03 
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6.53 

2.1736 
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TABLE  n. 
cobvvioibuts  de  convmAOTioiv 

MS  ofinricis  bv  minci  paboi. 

i^  Les  duirgei  étant  la  hauteur  du  niveau  de  l^eau,  en  un  point  du  réservoir  ou  Veau 
est  sensiblement  stagnanU,  au^essus  de  Varéte  supérieure  de  f  orifice. 


1        CHARGE 
1  forlefommet 
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àLEURS  DU  GOII 

mciEirr  m  pour  des  haute 

URS  D'ORinCE 

DE 

^^ 

H    des  oriflces. 
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«■•lO 

0-.05 

Oa.03 

0-.02 

0».0l 

1          >n* 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 
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» 

» 

» 

j» 

» 
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9 

» 

» 

1 

» 
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O.OiO 

» 

» 

0.607 

0.630 

0.660 

0.701 

0.015 

» 

0.593 

0.612 

0.632 

0.660 

0.697 

0.020 

0.572 

0.596 

0.615 

0.634 

0.659 

0.694 

0.030 

0.578 

0.600 

0.620 

0.638 

0.659 

0.688 

0.040 

0.582 

0.603 

0.623 

0.640 

0.658 

0.683 

0.050 

0.585 

0.605 

0.625 

0.640 

0.658 

0.679 

0.060 

0.587 

0.607 

0.627 

0.640 

0.657 

0.676 

0.070 

0.588 

0.609 

0.628 

0.639 

0.656 

0.673 

O.OSO 

0.589 

0.610 

0.629 

0.638 

0.656 

0.670 

0.090 

0.591 

0.610 

0.629 

0.637 

0.655 

0.668 

H     0.100 

0.592 

0.611 

0.630 

0.637 

0.654 

0.666 

1       0.120 

0.593 

0.612 

0.630 

0.636 

0.653 

0.663 

0.140 

0.595 
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0.651 

0.660 
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0.634 
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0.250 

0.599 

0.616 

0.630 

0.652 

0.646 
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0.300 

0.600 

0.616 

0.629 

0.630 

0.644 

0.650 

0.400 
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0.617 

0.628 

0.631 

0.642 

0.647 

0.500 

0.603 

0.617 

0.628 

0.650 

0.640 

0.644 

0.600 

0.604 

0.617 
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0.650 

0.638 

0.642 

0.700 

0.604 

0.616 

0.627 

0.629 

0.637 

0.640 

0.800 

0.605 

0.616 

0.627 

0.629 

0.656 

0.637 

0.900 

0.605 

0.615 

0.626 

0.628 

0.654 

0.635 
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0.605 

0.615 

0.626 

0.628 

0.653 

0.632 

1.100 

0.604 

0.614 

0.625 

0.627 

0.651 

0.629 

1.200 

0.604 

0.614 

0.624 

0.626 

0.628 

0.626 

1.300 
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18,49 

0.85 

28,727 

48,645 

84,982 

134,058 

197,089 

19,30 

0,87 

29,396 

49,777 

86,959 

137175 

201,673 

20,25 

0,89 

30,064 

50,908 

88,935 

140,293 

206,256 

21,16 

0,91 

30,732 

52,039 

90,911 

143,411 

210,840 

22.09 

0,93 

31,400 

53,171 

92,888 

146,528 

215,423 

23,04 

0,95 

32,068 

54,302 

94,864 

149,646 

220,007 

24,01 

I    »,oo 

^>^ 

32,736 

55,435 

96,840 

152,763 

224,590 

0,99 

33,404 

56,564 

98,817 

155,881 

229»173 
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TABLES  POOR  PACIUTER  LES  CALCULS  I>>IItDRAUUQCTE. 


31» 


t 

Ai 

Q 

II 

PAl  HkTRS 

exprimée 

. »■■  i  ■ •  *     _^ 

VOLUMES  D^BAU  ÉCOULÉS  PAR  LBS  TinTAUX  DU  DIAMÈTRB.             Il 

DIFF£RBNGK8 
TÂUIBLBS. 

0-,162 

0-,20 

1      0«,25 

0-,30      1 

0-,35      1 

DIFFÉRBIICBS  COIfSTANTBS  DU  DÉBIT  PAR  DIAHfeTRR.                    |{ 

en  millimétrée. 

01,668 

1M31 

11,076 

3>,118 

44,583 

mm 
26,01 
27,04 
28,09 
29,16 
30,25 
31,36 
32,49 
33,64 
34,81 
36,00 

l"Ôl 

lit. 
34,072 

UL 

57,696 

liL 

100,793 

m. 
158,999 

UL 

233,757 

1,03 

34,740 

58,827 

102,769 

162,116 

238,340 

1,05 

35,408 

59,958 

104,746 

165,234 

242,924 

1,07 

36,076 

61,090 

106,722 

168,352 

247,507 

1,09 

36,744 

62,221 

108,698 

171,469 

252,091 

1,11 

37,412 

63,352 

110,674 

174,587 

256,674 

1,13 

38,080 

64,483 

112,651 

177,704 

261,258 

1,15 

38,748 

65,615 

114,627 

180,822 

265,841 

1,17 

39,416  ■ 

66,746 

116,603 

183,940 

270,425 

1,19 

40,084 

67,877 

118,580 

187,057 

275,008 

37,21 
38,44 
39,69 
40,96 
42,25 
45,56 
44,89 
46,24 
47,61 
49,00 

4,21 

40,752 

69,009 

120,557 

190,175 

279,591 

1,23 

41,420 

70,140 

122,533 

193,293 

284,175 

1,25 

42,088 

71,271 

124,509 

196,410 

288,758 

1,27 

42,757 

72,402 

126,485 

199,528 

293,342 

1,29 

43,425 

73,534 

128,462 

202,645 

297,925 

1,31 

44,093 

74,665 

130,438 

205,763 

302,509 

1,33 

44,761 

75,796 

132,414 

208,880 

307,092 

1,35 

45,429 

76,928 

154,591 

211,998 

311,676 

1,37- 

46,097 

78,059 

136,367 

215,116 

316,259 

1,39 

46,765 

79,190 

138,344 

218,234 

320,843 

50,41 
51,84 
53,29 

1,41 

47,433 

80,321 

140,320 

221,351 

325,426 

1,43 

48,101 

81,453 

142,296 

224,469 

330,010 

1,45 

48,769 

82,584 

144,272 

227,577 

334,595 

04,76 
86,23 
57,76 

î'fZ 

49,437 

83,715 

146,249 

230,694 

339,177 

1,49 

50,105 

84,847 

148,225 

233,812 

343,760 

1,51 

50,773 

85,978 

150,201 

236,929 

348,344 

59,29 
60,84 
62,41 

1,53 

51,442 

87,109 

152,178 

240,047 

352,927 

1,55 

52,110 

88,240 

154,154 

243,165 

357,511 

1,57 

52,778 

89,372 

156,130. 

246,282 

362,094 

64,00 

1,59 

53,446 

90,503 

158,107 

249,410 

366,677 

65,61 

1,61 

54,114 

91,634 

160,083 

252,528 

371,261 

67,24 

1,63 

54,782 

92,766 

162,060 

255,645 

375,844 

68,89 

1,65 

55,450 

93,897 

164,056 

258,763 

380,428 

70,56 

1,67 

56,118 

95,028 

166,012 

261,880 

385,011 

72,25 

1,69 

56,786 

96,169 

167,988 

264,998 

389,595 

73,96 

\^V 

57,454 

97,291 

169,965 

268,116 

394,178 

75,69 

1,73 

58,122 

98,422 

171,941 

271,233 

398,762 

77,44 

1,75 

58,790 

99,555 

173,917 

274,351 

403,345 

79,21 

1,77 

59,458 

100,685 

175,894 

277,468 

407,929 

81,00 

1,79 

60,126 

101,816 

177,870 

280,586 

412,512 

82,81 

1,81 

60,794 

102,947 

179,847 

283,704 

417,095 

84,64 

1,83 

61,462 

104,078 

181,823 

286,821 

421,679 

86,49 

1,85 

62,131 

105,210 

183,799 

289,939 

426,262 

88,36 

1,87 

62,799 

106,341 

185,776 

#   293,057 

430,846 

^^ 

1,89 

63,467 

107,472 

187,752 

296,174 

435,429 

92,16 

1,91 

64,135 

108,604 

189,728 

299,292 

440,013 

94,09 

1,93 

64,803 

109,735 

191,704 

302,409 

444,596 

96,04 

1,95 

65,471 

110,866 

193,681 

305,527 

449,180 

98,01 

1,97 

66,139 

111,997 

195,657 

308,645 

455,763 

100,00 

1,99 

66,807 

113,129 

197,634 

511,762 

458,346 

102,01 

2,01 

67,475 

114,260 

199,610 

314,880 

462,930 
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TRAITÉ  DE  U  CONDUITE  ET  DE  Là  DISTRIBUTION  DES  EAUX. 


3*  GRANDS  DIAMÈTRES. 


1   ••  ■ 

M 

—                  -V 

Q 

CHABGB 
PAR  MÈTRB 

eiprimée 

DIFFÉRENCES 
TÂRIÀBLU. 

▼OI.UMBS  D'BAD  BCOULiS  PAR  LES  TUTADX  DU  DIAMtCTRB.             Il 

0-,40 

0'»,45 

0-,50      1 

0«,60 

0«,80 

DIFFÉRRNCBi  CONSTANTES  DU  DBBIT  PAR  DIAMB 

TRB. 

en  milUmôtres. 

41,539 

6i,065 

7i,9ia 

121,480 

25»,6«8 

mm 

mm 

m. 

111. 

lit. 

ut. 

m. 

0,01 

0,01 

6,400 

8,591 

11,180 

17,636 

36,205 

0,03 

0,02 

10,929 

14,656 

19,092 

30,116 

61,828 

0,06 

0,03 

15,458 

20,721 

27,005 

42,595 

87,451 

0,10 

0,04 

19,987 

26,786 

34,917 

55,075 

115,074 

0,15 

0,05 

24,516 

32,851 

42,829 

67,554 

138,697 

0,21 

0,06 

29,045 

38,916 

50,742 

80,034 

164,320 

0,28 

0,07 

33,574 

44,981 

58,654 

92,514 

189,945 

0,36 

0,08 

38,103 

51,046 

66,566 

104,995 

215,566 

0,45 

0,09 

42,632 

57,111 

74,478 

117,475 

241,189 

0,55 

0,10 

47,161 

63,176 

82,591 

129,952 

266,812 

0,66 

0,11 

51,691 

69,240 

90,303 

142,452 

292,435 

0,78 

0,12 

56,220 

75,505 

98,215 

154,912 

318,058 

0,91 

0,13 

60,749 

81,570 

106,128 

167,391 

343,681 

1,05 

0,14 

65,278 

87,435 

114,040 

179,871 

369,304 

1,20 

0,15 

69,807 

95,500 

121,952 

192,350 

394,927 

1,56 

0,16 

74,330 

99,565 

129,865 

204,850 

420,550 

1,53 

0,17 

78,865 

105,650 

137,777 

217,310 

646,173 

^,71 

0,18 

83,594 

111,695 

145,689 

229,789 

671,796 

1,90 

0,19 

87,925 

117,760 

153,601 

242,269 

697,419 

2,10 

0,20 

92,452 

123,824 

161,514 

254,748 

725,042 

2,31 

0,21 

96,982 

129,889 

169,426 

267,229 

548,664 

2,55 

0,22 

101,511 

155,954 

177,338 

279,709 

574,287 

2,76 

0,25 

106,040 

142,019 

185,251 

292,188 

599,910 

3,00 

0,24 

110,569 

148,084 

193,165 

504,668 

625,533 

3,25 

0,25 

115,098 

154,149 

201,075 

517,147 

651,156 
676,779 

3,51 

0,26 

119,627 

160,214 

208,988 

529,627 

3,78 

0,27 

124,156 

166,279 

216,900 

342,107 

702,402 

4,06 

0,28 

128,685 

172,543 

224,812 

354,586 

728,025 

4,35 

0,29 

155,214 

178,408 

252,724 

367,066 

753,648 

4,65 

0,30 

157,745 

184,475 

240,657 

379,545 

779,271    1 

4,96 

0,31 

142,275 

190,558 

248,549 

392,025 

804,894  1 

5,28 

0,32 

146,802 

196,603 

256,461 

404,505 

830,517   1 

5,61 

0,33 

151,551 

202,668 

264,574 

416,984 

856,140 

5,95 

0,34 

155,860 

208,755 

272,286 

429,464 

881,763   B 

6,30 

0,35 

160,589 

214,798 

280,198 

441,943 

907,386   B 

6,66 

0,36 

164,918 

220,865 

288,111 

454,423 

955,009 

7,03 

0,37 

169,447 

226,927 

296,023 

466,905 

958,652 

^^^1 

0,38 

175,976 

252,992 

305,955 

479,382 

984,255 

7,80 

0,39 

178,505 

259,057 

511,847 

491,862 

1009,878 

8,20 

0,40 

185,054 

245,122 

319,760 

504,341 

1055,501 

8,61 

0,41 

187,564 

251,187 

327,672 

516,822 

1061,125 

9,03 

0,42 

192,095 

257,252 

355,584 

529,302 

1086,746 

9,46 

0,45      , 

,    196,622 

265,517 

543,497 

541,781 

1112,569. 

9,90 

0,44 

201,151 

269,582 

351,409 

554,261 

1137,992 

10,35 

0,45 

205,680 

275,446 

559,521 

566,740 

1163,615 

10,81 

0,46 

210,209 

281,511 

567,254 

579,220 

1189,258 

11,28 

0,47 

214,758 

287,576 

575,146 

591,700 

1214,861 

11,76 

0,48 

219,267 

295,641 

583,058 

604,179 

1240,484 

12,25 

.0,49 

225,796 

299,706 

390,970 

616,659 

1266,107 

12,75 

0,50 

228,325 

305,771 

398,883 

629,138 

1291,730 
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TABLES  FOUR  FAGiUTER  LES  CALCULS  D'HTDHAULIQOE. 


3»! 


CHARGE 
PAR  MkTRB 

exprimée 
eo  millimèurei. 


i3,26 
43,78 
U,M 
14,85 
15,40 
15,96 
16,55 
17,11 
17,70 
18,30 

18,91 
19,55 
20,16 
20,80 
21,45 
22,H 
22,78 
23,46 
24,15 
24,85 

25,56 
26,28 
27,01 
27,75 
28,50 
29,26 
30,03 
30,81 
31,00 
52,40 

33,21 
54,03 
34,86 
35,70 
36,55 
37,4  » 
38,28 
39,16 
40,05 
40,95 

41,86 
42,78 
43,71 
44,65 
45,60 
46,56 
47,53 
48,51 
49,50 
50,50 

81>5i 


Ai 


DIFFÉRENCES 


TAHIABLRS. 


0,51 
0,52 
0,55 
0,54 
0,55 
0,56 
0,57 
0,58 
0,59 
0,60 

0,61 
0,62 
0,65 
0,64 
0,65 
0,66 
0,67 
0,68 
0,69 
0,70 

0,71 
0,72 
0,73 
0,74 
0,75 
0,76 
0,77 
0,78 
0,79 
0,80 

0,8! 
0,82 
0,83 
0,84 
0,85 
0,86 
0,87 
0,88 
0,89 
0,90 

0,91 
0,92 
0,93 
0,94 
0,95 
0,96 
0,97 
0,98 
0,99 
1,00 

1,01 


TOLUMBS  D'EAU  ÉCOULÉS  PAR  LES  TUYAUX  DU  DIAMÉTRe. 


0-,40 


0'»,45 


O-^SO      I       0«,60 


0«,80 


DIFFÉRENCES  CONSTANTES  DU  DÉBIT  PAR  DIAMfcTRB. 


41,539 


lit. 

232,855 
237,384 
241,913 
246,442 
250,971 
255,500 
260,029 
264^558 
269,087 
273,616 

278,146 
282,675 
287,204 
291,733 
296,262 
300,791 
305,320 
309,849 
514,578 
518,907 

323,437 
327,966 
332,495 
357,024 
541,555 
346,082 
550,611 
555,140 
559,669 
564,198 

568,728 

573,257. 

577,786 

582,315 

386,844 

591,573 

595,902 

400,vl51 

40i,960 

409,489 

414,019 
418,548 
425,077 
427,606 
452,135 
456,664 
441,193 
445,722 
^150,251 
454,780 

459,51 


61,065 


ut. 
311,856 
517,901 
525,966 
350,050 
556,095 
342,100 
348,225 
354,290 
360,355 
366,420 

372,485 
378,550 
384,614 
390,679 
396,744 
402,908 
408,874 
414,959 
421,004 
427,069 

433,153 
439,198 
445,263 
451,328 
457,595 
465,458 
469,523 
475,588 
481,655 
487,718 

495,782 
499,847 
505,912 
511,977 
518,042 
524,107 
550,172 
t;36,237 
542,302 
548,566 

554,451 
660,496 
566,561 
572,626 
578,691 
584,756 
590,821 
596,885 
602.050 
609,015 

615,08 


71,912 


lit. 
406,795 
414,707 
422,620 
450,552 
458,444 
446,557 
454,269 
462,181 
470,093 
478,006 

485,918 
493,850 
501,745 
509,655 
617,567 
525,480 
535,592 
541,304 
549,216 
557,129 

565,041 
572,953 
580,866 
588,778 
596,690 
604,603 
612,515 
620,427 
628,359 
636,2.52 

644,164 
652,076 
659,989 
667,901 
675,813 
685,726 
691,658 
699,550 
707,462 
715,575 

725,287 
751,199 
759,112 
747,024 
754,956 
762,849 
770,761 
778,675 
786,585 
794,498 

802,41 


121,(80 


m. 
641,618 
654,098 
666,577 
679,057 
691,556 
704,016 
716,496 
728,975 
741,455 
755,954 

766,414 
778,894 
791,573 
803,853 
816,552 
828,812 
841,292 
855,771 
866,251 
878,750 

891,211 
903,691 
916,170 
928,650 
941,129 
955,609 
966,089 
978,568 
991,048 
1005,527 

1016,007 
1028,487 
1040,966 
1055,446 
1065,925 
1078,405 
1090,885 
1105,564 
1115,844 
1128,523 

1140,804 
1153,284 
1165,763 
1178,243 
1190,722 
1205,202 
1215,682 
1228,161 
1240,64! 
1253.121 

1265,6 


851,623 


lit. 
1317,553 
1542,976 
1568,599 
1594,222 
1419,845 
1445,468 
1471,091 
1496,714 
1522,557 
1547,960 

1575,582 
1599,205 
1624,828 
1650,451 
1676,074 
1701,697 
1727,520 
1752,943 
1778,566 
1804,189 

1829,812 
1855,455 
1881,058 
1906,681 
1952,504 
1957,927 
1985,550 
2009,173 
2034,796 
2060,419 

2086,041 
2111,664 
2157,287 
2162,910 
2188,535 
2214,156 
2259,779 
2265,402 
2291,025 
2316,648 

2342,271 
2367,894 
2393,517 
2419,140 
2444,763 
2470,586 
2496,009 
2521,652 
2547,255 
8572,878 

2598,5 
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TRAITÉ  DE  LÀ  CONDUITE  ET  DE  LA  DISTRIBUTION  DES  EAUX. 


TABLE  nr. 
wncTMmnn  »ii  siahAtrb. 


D 

/D 

D« 

D» 

l/DÏ 

t 
D 

1 

î-  1 

olô'io 

0,100 

0,0001 

0,0000000001 

0,000010 

100,00 

10000  000000 

0,000079 

0,020 

0,141 

0,000  4 

0,000000003 

0,000057 

50,00 

312  500  000 

0,000314 

0,027 

0,167 

0,000  7 

0,000000  014 

0,000120 

37,03 

70  388  636 

0,000573 

Ofi'M 

0,J73 

0,0009 

0,000  000  024 

0,000155 

33,33 

41152  270 

0.000  707 

0,040 

0.200 

0,0016 

0,000  000102 

0,000320 

25,00 

9  765  625 

0,001260 

0,050 

0,224 

0  002  5 

0,000  000312 

0,000559 

20,00 

3  200  000 

0.001  96 

0,054 

0,2:fâ 

0,002  9 

0,000  000  459 

0,000678 

18,52 

2177866 

0,00229 

0,OfiO 

0,245 

0,003  6 

0,000000778 

0,000  882 

16.67 

1286  009 

0.002  83 

0,070 

0,265 

0,0049 

0.000  001681 

0,001  296 

14.29 

594  990 

0,003  85 

0,080 

0,283 

0,006  4 

0,000003277 

0,001  810 

12,50 

305175 

0,00503 

0,081 

0,2a5 

0,006  6 

0  000003  486 

0,001  867 

12,35 

284  015 

0,00515 

0,090 

0,300 

0,0081 

0,000005901 

0,002  430 

11,11 

169  351 

0,006  36 

0,100 

0.316 

0,0100 

0,000  010  000 

0.003162 

10,00 

100  000 

0,007  85 

0,108 

0,329 

0,011  7 

0,000014683 

0,003  a32 

9,26 

68105 

0.00916 

0,110 

0,332 

0,0121 

0,000016105 

0,004013 

9,09 

62  092 

0,009  05 

0,120 

0,346 

0,0144 

0.000024883 

0,004988 

8,33 

40187 

0.011  3 

0,130 

0,361 

0,016  9 

0,000037129 

0,006  093 

7,69 

26  932 

0,013  3 

0,135 

0,367 

0,018  2 

0.000  044816 

0,006  694 

7,41 

22  313 

0,014  3 

0,140 

0,374 

0.0196 

0,000  053  782 

0.007  334 

7.14 

18  593 

0,015  4 

0,150 

0,387 

0,0225 

0,000075937 

0,008714 

6,67 

13168 

0,017  7 

0,160 

0,400 

0.025  6 

0,000104857 

0,010  240 

6.25 

9536 

0,0201 

0,162 

0,402 

0,026  2 

0,000111543 

0,010  561 

6.17 

8  965 

0,0206 

0,170 

0,412 

0,028  9 

0,000141985 

0,011916 

5,88 

7  042 

0,022  7 

0,180 

0,424 

0,0324 

0.000188  956 

0,013  746 

5,55 

5292 

0,026  4 

0,190 

0,436 

0.036 1 

0.000266  610 

0,015  735 

5,26 

3  750 

0,028  4 

0,200 

0.i47 

0,040  0 

0,000320000 

0,017  888 

5,00 

3125 

0,031  4 

0,210 

0,458 

0.0441 

0,000408  410 

0,020  209 

4,76 

2448 

0,0346 

0,216 

0,463 

0,046  7 

0,000460  560, 

0,021  587 

4,63 

2171 

0,0366 

0,220 

0,469 

0.0484 

0,000515  363 

0.022  702 

4,55 

1940 

0,038  0 

0,230 

0,480 

0,052  9 

0,000643  634 

0,025  370 

4,35 

1553 

0,041  5 

0,24 

0.490 

0,0576 

0,000796 

0,0282 

4,17 

1255 

0,0452 

0,25 

0,500 

0,062  5 

0,000977 

0,031  2 

4,00 

1024 

0,0491 

0,26 

0.510 

0.067  6 

0,001188 

0,0345 

3,85 

841,65 

0,0531 

0,27 

0,520 

0,0729 

0,001  435 

0,0379 

3,70 

696,91 

0,057  3 

0.28 

0.529 

0,078  4 

0,001  721 

0,0415 

3,57 

581,04 

0,061  6 

0^ 

0,538 

0,0841 

0,002051 

0.0453 

3,45 

487,53 

0,066  0 

0,30 

0,547 

0,0900 

0,002  410 

0,049  5 

3,33 

417,52 

0,070  7 

0,31 

0,556 

0,0961 

0.002  863 

0,0535 

3,23 

349,29 

0.0755 

0,32 

0,565 

0,102 

0,003  355 

0,057  9 

3.13 

298,02 

0,0804 

0,325 

0,570 

0,106 

0,003  626 

0,0602 

3,07 

275,78 

0,083  0 

0,33 

0,574 

0,109 

0,003  914 

0,062  6 

3,03 

!$2 

0,0855 

0,34 

0,583 

0,116 

0,004  544 

0,067  5 

2,94 

m 

0,090  8 

0,35 

0,592 

0,122 

0,005252 

0,072  5 

2,86 

)9 

0,0962 

0,36 

0,600 

0,130 

0,006047 

0,077  8 

2,78 

38 

0,1018 

0,37 

0,608 

0,137 

0,006934 

0,0833 

2,70 

21 

0,107  5 

0,38 

0,616 

0,144 

0,007  924 

0,0890 

2,63 

21 

0,113  4 

0,39 

0,624 

0,152 

0,009  022 

0,0950 

2,57 

33 

0,1195 

0,40 

0,632 

0,160 

0,010240 

0,101 

2,50 

S5 

0,1257 

0,41 

0,640 

0,168 

0,011  586 

0,108 

2,44 

31 

0,1320 

|o,« 

0,648 

0,176 

0,013069 

0,114 

.    2,38 

Si 

0,1385 
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TABLES  POUR  FACltlTEK  LES  CALCULS  DHYDRAULIQUE. 


553 


i^ 


0,43 
0,44 
0,45 
0,46 
0,47 
0,48 
0,49 
0,50 
0,5i 
0,52 

0,53 
0,54 
0,55 
0,56 
0,57 
0,58 
0,59 
0,60 
0,6i 
0,62 

0,63 
0,64 
0,65 
0,66 
0,67 
0,68 
0,69 
0,70 
0,71 
0,72 

0,73 
0,74 
0,75 
0,76 
0,77 
0,78 
0,79 
0,80 
0,8i 
0,82 

0,83 
0,84 
0,85 
0,86 
0,87 
0,88 
0,89 
0,90 
0,9i 
0,92 

0,93 
0,94 
0,95 
0,96 
0,97 
0,98 
0,99 
i,00 


0,656 
0,663 
0,670 
0,678 
0,686 
0,693 
0,700 
0,707 
0,714 
0,721 

0,728 
0,735 
0,742 
0,748 
0,755 
0,762 
0,768 
0,775 
0,781 
0,787 

0,793 
0,800 
0,806 
0,812 
0,819 
0,825 
0,831 
0,837 
0,843 
0,849 


0,911 
0,917 
0,922 
0,927 
0,932 
0,938 
0,943 
0,949 
0,954 
0,959 

0,964 
0,970 
0,975 
0,980 
0,985 
0,990 
0,995 
1,000 


D« 


0,185 
0,194 
0,202 
0,212 
0,221 
0,230 
0,240 
0,250 
0,260 
0,270 

0,281 
0,292 
0,302 
0,314 
0,325 
0,336 
0,348 
0,360 
0,372 
0,384 

0,397 
0,410 
0,422 
0,436 
0,449 
0,462 
0,476 
0,490 
0,504 
0,518 

0,533 
0,548 
0,563 
0,578 
0,593 
0,608 
0,624 
0,640 
0,656 
0,672 

0,689 
0,706 
0,722 
0,740 
0,757 
0,774 
0,792 
0,810 
0,828 
0,846 

0,865 
0,883 
0,902 
0,922 
0,941 
0,960 
0,980 
1,000 


D» 


0,014701 
0,016492 
0,018  453 
0,020  596 
0,022  935 
0,025480 
0,028248 
0,031  250 
0,034  503 
0,038  020 

0,041  8 
0,0462 
0,0503 
0,0551 
0,0602 
0,0656 
0,071  5 
0,077  8 
0,084  5 
0,0916 

0,099  2 
0,107  3 
0,1160 
0,1252 
0,1350 
0,1454 
0,1564 
0,1680 
0,1804 
0,193  6 

0,207 
0,222 
0,237 
0,254 
0,271 
0,289 
0,308 
0,328 
0,349 
0,371 

0,394 
0,418 
0,444 
0,470 
0,498 
0,528 
0,558 
0,590 
0,624 
0,659 

0,696 
0,734 
0,774 
0,815 
0,859 
0,904 
0,951 
1,000 


Kd» 


0,121 
0,128 
0,136 
0,144 
0,151 
0,160 
0,168 
0,177 
0,186 
0,195 

0,204 
0,214 
0,224 
0,235 
0,245 
0,256 
0,267 
0,279 
0,?91 
0,303 

0,318 
0,328 
0,341 
0,354 
0,367 
0,381 
0,395 
0,410 
0,425 
0,440 

0,455 
0,471 
0,487 
0,504 
0,520 
0,537 
0,555 
0,572 
0,590 
0,609 

0,628 
0,647 
0,666 
0,686 
0,706 
0,726 
0,747 
0,768 
0,790 
0,812 

0,834 
0,857 
0,880 
0,903 
0,927 
0,951 
0,975 
1,000 


D 


2,33 
2,27 
2,22 
2,17 
2,13 
2,08 
2,04 
2,00 
1,96 
1,92 

1,89 
1,85 
1,82 
1,79 
1,75 
1,72 
1,69 
1,66 
1,64 
1,61 

1,59 
1,56 
1,54 
1,52 
1,49 
i,47 
1,45 
1,43 
i,41 
1,39 

1,37 
1,35 
1,33 
1,32 
1,30 
1,28 
1,27 
1,25 
1,23 
1,22 

1,20 
1,19 
1,18 
1,16 
1,15 
1,14 
1,12 
1,11 
1,10 
1,09 

1,08 
1,06 
1,05 
1,04 
1,03 
1,02 
1,01 
1,00 


68,02 
60,64 
54,19 
48,55 
43,60 
39,25 
35,40 
32,00 
28,98 
26,30 

23,91 
21,63 
19,87 
18,16 
16,62 
15,24 
13,99 
12,86 
11,84 
10,92 

10,08 
9,31 
8,61 
7,99 
7,41 
6,88 
6,39 
5,95 
5,54 
5,17 

4,82 
4,51 
4,21 
3,94 
3,69 
3,46 
3,25 
3,05 
2,87 
2,70 

2,54 
2,39 
2,25 
2,13 
2,01 
1,89 
1,79 
1,69 
1,60 
1,52 

i,44 
1,36 
1,29 
1,23 
1,16 
1,11 
1,05 
1,00 


jirD» 


m.c. 

0,145 
0,152 
0,159 
0,166 
0,173 
0,181 
0,189 
0,196 
0,204 
0,212 

0,221 
0,229 
0,238 
0,246 
0,255 
0,264 
0,273 
0,283 
0,292 
0,302 

0,312 
0,322 
0,332 
0,342 
0,353 
0,363 
0,374 
0,385 
0,396 
0,407 

0,419 
0,430 
0,442 
0,454 
0,466 
0,478 
0,490 
0,503 
0,515 
0,528 

0,541 
0,554 
0,567 
0,581 
0,594 
0,608 
0,622 
0,636 
0,650 
0,665 

0,679 
0,694 
0,709 
0,724 
0,739 
0,754 
0,770 
0,785 
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TfUITâ  OË  U  CONDUITE  SI  DE  U  DiSTfUBUTK»!  DES  EAVX. 


TABLE  t. 


TO 

Lums  s'bad  k 

m 

ÉCODU»  EXPUNÉS 

par  an. 

.««.(â)' 

•a 

p*riee«nd«. 

R  MÉraM  com 

parjonr. 

ffomsi. 

par  miavle. 
in.c. 

tu  hume. 

p. 

ni.c 

m.p. 

m.e. 

m.e. 

0,09 

0,00002 

0,0012 

0.072 

1.728 

631 

0,000001 

0,18 

0,00004 

0,0024 

0,144 

3,456 

i26i 

0,000004 

0,27 

0,00006 

0,0036 

0,216 

5,184 

i892 

0,000009 

0,38 

0,00008 

0,0048 

0,288 

6,912 

2523 

0,000016 

0,48 

0,00010 

0,0060 

0,360 

8,640 

3154 

0,000025 

0,54 

0,00012 

0,0072 

0,432 

10,368 

.      3  784 

0,000036 

0,63 

0,00014 

0,0084 

0,504 

12,096 

4415 

0,000049 

0,72 

0,00016 

0,0096 

0,576 

13,824 

5046 

0,000064 

0,81 

0,00018 

0,0108 

0,648 

15.592 

5676 

0.000081 

0,90 

0,00020 

0,0120 

0,720 

17,28 

6307 

0,000100 

1,35 

0,0003 

0,018 

1,08 

25,92 

9  461 

0^000  225 

1,80 

0,0004 

0,024 

1,44 

34,56 

12  614 

0^000400 

2,25 

0,0005 

0,030 

1,80 

43,20 

15  768 

0,000  625 

2,70 

0,0006 

0,036 

2,16 

51,84 

12922 

0,000  900 

3,15 

0,0007 

0,042 

2,52 

60,48 

22075 

0,001225 

3,60 

0,0008 

0,048 

2,88 

69,12 

25  229 

0,001  600 

4,05 

0,0009 

0,054 

3.24 

77,76 

28  382 

0,002  025 

4,80 

0,0010 

0,060 

3,60 

86,40 

31536 

0,002  500 

4,95 

0,0011 

0,066 

3,96 

95,04 

34690 

0,003  025 

5,40 

0,0012 

0,072 

4,32 

103,68 

37  843 

0,003  600 

5,85 

0,0013 

0,078 

4,68 

112,32 

40997 

0,004225 

6,30 

0,0014 

0,084 

5,04 

121,96 

44150 

0i004900 

6,75 

0,0015 

0,090 

5.40 

129,60 

47  304 

0,005625 

7)20 

0,0016 

0,096 

5,76 

138,24 

50458 

0,006400 

7,65 

0,0017 

0,102 

6,12 

146,88 

53  611 

0,007  225 

8,10 

0,0018 

0,108 

6,48 

155,52 

56  765 

0,008100 

8,55 

0,0019 

0,114 

6,84 

164,16 

59  918 

0,009  025 

d,oioo 

0,01 2  J 

9,00 

0,0020 

0,120 

7,20 

172,80 

63  072 

9,9 

0,0022 

0,132 

7,92 

190,08 

69  379 

10,8 

0,0024 

0,144 

8,64 

207,36 

75  686 

0,0144 

11,7 

0,0026 

0,156 

.0,36 

224,64 

81994 

0,0169 

12,6 

0,0028 

0,168 

10,08 

241,92 

88301 

0,0196 

13,5 

0,0030 

0,180 

10,80 

259,20 

94608 

0,0225 

iiU 

0,0032 

0,192 

11,82 

276,48 

100915 

0,0256 

15,3 

0,0034 

0,204 

12,24 

293,76 

107222 

0,0289 

16,2 

0,0036 

0,216 

12,96 

311,04 

113530 

0,0324 

i^^ 

0,0038 

0,228 

13,68 

328,32 

119837 

0,0361 

18,0 

0,0040 

0,240 

14,40 

345,60 

126144 

0,0400 

18,9 

0,0042 

0,252 

15,12 

362,88 

132451 

0,0441 

19,8 

0,0044 

0,264 

15,84 

380,16 

138758 

0,0484 

20,7 

0,0046 

0,276 

16,56 

397,44 

145066 

0,0529 

21,6 

0,0048 

0,288 

17,28 

414,72 

151  373 

0,0576 

22,5 

0,0050 

0,300 

18,00 

A'«,00 

157  680 

0,062  5 

23,4 

0,0052 

0,312 

18,72 

449,28 

163  987 

0,067  6 

24,3 

0,0054 

0,324 

19,44 

466,56 

170294 

0,072  9 

25,2 

0,0056 

0,336 

20,16 

483,84 

176  602 

0.078  4 

26,1 

0,0058 

0,348 

20,88 

801,12 

182  909 

0,0841 

27,0 

0,0060 

0,360 

21,60 

518,40 

189216 

0,090  0 

27,9 

0,0062 

0,372 

82.32 

535,68 

195523 

0,096  i 

28,8 

0,0064 

0,384 

83,04 

552,96 

201830 

0^102  4 
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TABLES  POUR  FACaUTER  LES  CALCULS  D'HYDRAULIQUE. 


m 


VOLUMES  d'eau  A  ECOULER  IXPEIIIÉS 


BU  wklW»  C|TB«4, 


roucBs. 


p- 
89,7 
30,6 
3i,5 
32,4 
33,3 
34,2 
35,4 
36,0 
36,9 
37,8 

38,7 
39,6 
40,5 
41,4 
42,3 
43,2 
44,i 
45,0 
45,9 
46,8 

47,7 
48,6 
49,5 
50,4 
51,3 
52,2 
53,1 
54,0 
54,9 
55,8 

56,7 
57,6 
58,5 
59,4 
60,3 
61,2 
62,1 
63,0 
63,9 
64,8 

65,7 
66,6 
67,5 
68,4 
69,3 
70,2 
71,1 
72,0 
72,9 
73,8 


par  aeconde. 


n.G. 

0,006  6 
0,006  8 
0,007  0 
0.007  2 
0,007  4 
0,007  6 
0,007  8 
0.0080 
0,0082 
0,0084 

0,008  6 
0.008  8 
0.009  0 
0.009  2 
0.009  4 
0.009  6 
0,009  8 
0,010  0 
0,0102 
0,010  4 

0,0106 
0,0108 
0.0110 
0,0112 
0,011  4 
0,011  6 
0.011  8 
0,0120 
0.0122 
0,0124 

0,0126 
0,0128 
0,013  0 
0,013  2 
0,013  4 
0,013  6 
0.013  8 
0,0140 
0,0142 
0,0144 

0,0146 
0.014  8 
0,0150 
0,0152 
0.0154 
0^5  6 
0,015  8 
0.0160 
0,0162 
0,0164 


par  miniita. 


ro,c. 
0.396 
0.408 
0,420 
0.432 
0,444 
0,456 
0,468 
0,480 
0.492 
0,504 

0,516 
0.528 
0,540 
0,552 
0.564 
0,576 
0,588 
0,600 
0.612 
0,624 

0.636 
0,648 
0,660 
0,672 
0.684' 
0,696 
0,708 
0,720 
0,732 
0,744 

0,756 
0.768 
0,780 
0,792 
0,804 
0,816 
0,828 
0,840 
0,852 
0,864 

0,876 
0,888 
0,900 
0,912 
0,924 
0,936 
0,948 
0,960 
0,972 
0,984 


m.c. 
23,76 
24,48 
25.20 
25,92 
26,64 
27.36 
28,08 
28,80 
29.52 
30,24 

36,96 
31,68 
32,40 
33,12 
33.84 
34,56 
35,28 
36.00 
36,72 
37,44 

38,16 
38,88 
39,60 
40,32 
41,04 
41.76 
42,48 
43,20 
43,92 
44,64 

45,36 
46,08 
46,80 
47,52 
48,24 
48,96 
49,68 
50,40 
51,12 
51,84 

52,56 
53,28 
54,00 
54,72 
55,44 
56,16 
56.88 
57,60 
58,32 
50,04 


ÉS 

loooooog)' 

pariour. 

pu^m. 

m.0. 

u.c. 

570,24 

208137 

0,1089 

587,52 

214445 

0,1156 

604,80 

220  752 

0,1225 

622,08 

227  059 

0,1296 

639,36 

233  366 

0,1369 

656,64 

239  674 

0,1444 

673,92 

245  981 

0,1521 

691,20 

252  288 

0,1600 

708,48 

258  595 

0,1681 

725,76 

264902 

0,1764 

743,04 

271  210 

0,1849 

760,32 

277  517 

0,1936      i 

777,60 

283  824 

0,2025 

794,88 

290131 

0,211  6 

812,16 

296438 

0,2209 

829,44 

302746 

0,2304 

846,72 

309053 

0,2401 

864,00 

315360 

0,2500 

881,28 

321667 

0,2601 

898,56 

327974 

0,2704 

915,84 

334  282 

0,2809 

933,12 

340589 

0,2916 

950,40 

346  896 

0,802  5 

967.68 

353  203 

0,3136 

984,96 

359  510 

0,3249 

1002,24 

365  818 

0,3364 

1  019,52 

372125 

0,3481 

1  036.80 

378  432 

0,3600 

1  054,08 

384739 

0,3721 

1  071,36 

391046 

0,3844 

1088,64 

397354 

0,3969 

1105,92 

403  661 

0,4096 

1 123,20 

409  968 

0,4225 

1140,48 

416  275 

0,4356 

1 157,76 

422582 

0,4489 

1 175,04 

428  890 

0,4624 

1 192,32 

435197 

0,4761 

1209,60 

441504 

0,4000 

1226.88 

447  811 

0,5041 

1  244,16 

454118 

0,5184 

1261,44 

460426 

1  278,72 

466  733 

1296,00 

473040 

1  313,28 

479347 

1  330,56 

485654 

1  347,84 

491062 

1  365,12 

498269 

1382,40 

504076 

1399,68 

510883 

' 

1  416,96 

517190 

1 
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TRAITÉ  DE  LA  CONDUITE  ET  DE  LA  DISTRIBUTION  DES  EAUX. 


L 

vo 

LUMES  d'eau  a 

K 

par  mtnate. 

ÉCOULER  EXPRI 
El  MÈTEBS  COBB0 

par  heure. 

uts 

ioooooo(^]1 

II 

- — 
POCCW. 

par  seconde. 

f 

" 

par  jour. 

par  an. 

74;7 

in.c. 
0,0166 

in.c. 
0,996 

m.c. 
59,76 

in.c. 
4  434,24 

m.c. 
523  498 

0,6889 

75,6 

0,0168 

4,008 

60,48 

4  451,52 

529  805 

0,7056 

76,5 

0,0170 

4.020 

64,20 

4  468,80 

536  442 

0,7225 

77,4 

0,0172 

4,032 

64,92 

4  486,08 

542419 

0,7396 

78,3 

0,017  4 

4,044 

62,64 

4  503,36 

548  726 

0,7569 

79,2 

0,017  6 
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2700 
2790 
2880 
2970 
3060 
3150 
3240 
3330 


m.c. 

0,252 

0,256 

0,240 

0,244 

0,248 

0,252 

0,256 

0,260 

0,264 

0,268 

0,272 
0,276 
0,280 
0,284 
0,288 
0,292 
0,296 
0,300 
0,310 
0,320 

0,330 
0,340 
0,350 
0,360 
0,370 
0,380 
0,390 
0,400 
0,410 
0,420 

0,430 
0,440 
0,450 
0,460 
0,470 
0,480 
0,490 
0,500 
0,520 
0,540 

0,560 
0,580 
0,600 
0,620 
0,640 
0,660 
0,680 
0,700 
0,720 
0,740 


II1.C 

13,92 
14,16 
14,40 
14,64 
14,88 
15,12 
15,36 
15,60 
15,84 
16,08 

16,32 
16,56 
16,80 
17,04 
17,28 
17,52 
17,76 
18,00 
18,60 
19,20 

19,80 
20,40 
21,00 
2L60 
22,20 
22,80 
25,40 
24,00 
24,60 
25,20 

25,80 
26,40 
27,00 
27,60 
28,20 
28,80 
29,40 
30,00 
31,20 
32,40 

33,60 
34,80 
36,00 
37,20 
38,40 
39,60 
40,80 
42,00 
43,20 
44,40 


in.c. 
855,20 
8i9,60 
864,00 
878,40 
892,80 
907,20 
921,60 
956,00 
950,40 
964,80 

979,20 
.  995,60 
1  008,00 
1  022,40 
1  056,80 
1051,20 
1065,60 

1  080««- 
1116 
1152 

1188 
1224 
1260 
1296 
1552 
1368 
1404 
1440 
1476 
1512 

1548 
1584 
1620 
1656 
1692 
1728 
1764 
1800 
1872 
1944 

2016 
2088 
2160 
2232 
2304 

2  376 
2  448 
2520 
2592 
2664 


20  045 
20390 
20  736 
21082 
21427 
21773 
22118 
22464 
22810 
25155 

25501 
25846 
24192 
24558 

24  885 

25  229 

25  574 
25920 

26  784 
27648 

28512 
29576 
50240 
51104 
31968 
32852 
35  696 
34560 
35  424 
36288 

37152 
38016 

38  880 

39  744 

40  608 
41472 
42  356 
43200 
44  928 
46656 

48384 
50112 
51840 
55568 
55296 

57  024 

58  752 
60  480 
62208 
63936 


m.e. 
7  316552 
7  442  496 
7  568040 
7  694  784 
7  820928 

7  947  072 
8075216 
8199560 
8525  504 
8451648 

8577792 

8  705956 

8  850080 
8956224 
9082568 

9  208512 
9554656 
9460800 
9776160 

10091520 

10406  880 
10722240 
11057  600 
11552960 
11668520 
11985  680 
12299  040 
12614  400 
12929760 
15245120 

13560480 
15875840 
14191200 
14506560 
14821920 
15157  280 
15452640 

15  768000 

16  598  720 

17  029  440 

17  660160 
18290880 
18921600 
19  552  520 
20185040 
20815760 

21  444  480 

22  075200 
22  705  920 
25536640 


154,56 
139,24 
144,00 
148,84 
153,76 
158,76 
165,84 
169,00 
174,24 
179,56 

184,96 
190,44 
196,00 
201,64 
207,56 
215,16 
219,04 
225,00 
240,25 
256,00 

272,25 
289,00 
306,25 
324,00 
342,25 
361,00 
380,25 
400,00 
420,25 
441,00 

462,25 

484,00 

506,25 

529,00 

552,25 

576,00 

600,25 

625,00 

676 

t29 

784 

841 

900 

961 
1024 
1089 
1156 
1225 
1296 
1369 


Digitized  by 


Google 


-H 


TABLES  POUR  FAGIUTER  LES  CALCULS  D*HYDRAULIQUR. 


561 


II 

TOI 

ums  D'un  A 

1 

ÉCOULBR  BXPB] 

[MÉ8 

1 000  090  ^1 

en 

i^^g^BBm^" 

■               K 

KM  VltTRIS  COBBi 

», 

MNWM. 

pir  tflCOIMN* 

par  minute. 

par  heure. 

* 

par  Jour. 

par  an. 

34lb 

m.c. 

m.c. 

m.c. 

m.c. 

m.c. 

0,760 

45,60 

2  736 

65664 

23967560 

1444 

3510 

0,780 

46.80 

2  808 

67  392 

24  598080 

1521 

3600 

0,800 

48,00 

2  880 

69120 

25228  800 

1600 

i      3690 

0,820 

49,20 

2  952 

70  848 

25859520 

1681 

3780 

0,840 

»0,40 

3  024 

72576 

26490240 

1764 

3870 

0,860 

51,60 

3  096 

74304 

27120960 

1849 

3960 

0,880 

52,80 

3168 

76032 

27  751  680 

1936 

40S0 

0,900 

54,00 

3240 

77  760 

28  382400 

2025 

4i40 

0,920 

r^5,20 

3  312 

79488 

29013120 

2116 

4230 

0,940 

56,40 

3384 

81216 

29  643840 

2209 

4320 

0,960 

57,60 

3456 

82944 

30274560 

2304 

1      4410 

0,980 

58,80 

3528 

84672 

30  905280 

2401 

i      4300 

1,000 

60,00 

3600 

86400 

31536000 

2500 

1      4590 

1,020 

61,20 

3672 

88128 

32166720 

2  601 

4680 

1,040 

62,40 

3744 

89856 

32  797  440 

2  704 

4770 

1,060 

63,60 

3816 

91584 

33  428160 

2  809 

4860 

1,080 

64,80 

3888 

93312 

34  058  880 

29]6 

4950 

1,100 

66,00 

3960 

95040 

34  689600 

3025 

5040 

1,120 

67,20 

4  032 

96  768 

35  320320 

3156 

5130 

1,140 

68,40 

4104 

98  496 

35951040 

5  249 

5310  ' 

1,180 

70,80 

4248 

102952 

37  212  480 

5  481 

5490 

1,220 

73,20 

4392 

105408 

38  473920 

5  721 

5670 

1,260 

75,60 

4  536 

108864 

39  735  360 

5969 

5850 

1,300 

78,00 

4680 

112320 

40996  800 

4225 

6030 

1,340 

80,40 

4824 

115776 

42258  240 

4  489 

6210 

1,380 

82,80 

4968 

119232 

43  519  680 

4  761 

6390 

1,420 

85,20 

5112 

122  688 

44  781 120 

5  041 

6570 

1,460 

87,60 

5256 

126144 

46042  560 

5529 

6750 

1.500 

00,00 

5400 

129  600 

47  304  000 

5  625 

6930 

1.840 

92,40 

5544 

133  056 

48  565  440 

5  929 

7200 

1,600 

96,00 

5  760 

138  240 

50457  600 

6400 

7470 

1,660 

99,60 

5  976 

143424 

52549  760 

6  889 

7  740 

1,720 

403,20 

6192 

148608 

54  241920 

7  596 

8010 

1,780 

106,80 

6408 

153  792 

56134  080 

7  921 

8280 

1,840 

«0,40 

6624 

158976 

58026  240 

8  464 

8550 

1,900 

«4,00 

6  840 

164160 

59  918  400 

9  025 

8820 

1,960 

147,60 

7  056 

169344 

61810560 

9604 

9090 

2,020 

121,20 

7272 

174  528 

63  702720 

10201     fl 

9360 

2,080 

124,80 

7488 

179712 

65  594880 

10816 

9630 

2,140 

128,40 

7704 

184  896 

67  487  040 

11449 

10080 

2,240 

134,40 

8  064 

193  536 

70640640 

12  544 

10440 

2,320 

139,20 

8352 

200448 

73163520 

15456 

10800 

2,400 

144,00 

8  640 

207  360 

75  686  400 

14400 

11160 

2.480 

148,80 

8928 

214272 

78  209280 

15  576 

11520 

2,560 

153,60 

9  216 

221184 

80732160 

16  384 

11880 

2.640 

158,40 

9504 

228096 

83255  040 

17  424 

12240 

2,720 

163,20 

9792 

235008 

85  777  920 

18  496 

12600 

2,800 

168.00 

10080 

241920 

88  300  800 

19  600 

12960 

2,880 

172.80 

10368 

248  832 

90823  680 

20  736 

13320 

2,960 

177,60 

10656 

255  744 

93  346  560 

21904 

46 


Digitized  by 


Googl( 


Digitized  by 


Google 


SECONDE  PARTIE. 
EXTRAIT 

ou 
L'ESSAI  SUR  LES  MOYENS  DE  CONDUIRE, 

D'ÉLEVER  ET  DE  DISTRIBUER  LES  EAUX 

PAR  GENIEYS 
Amwi  ii(<>itar  ei  M  4i  Stnite  miticifil  de  Parii; 

KT 

DESCRIPTION  DES  FILTRES  NATURELS  DE  TOULOUSE 
PAIt  D'AUUlilSifO.N 

Ancirii  i&grniiur  (u  rlirf  lUs  Ufnr-. 


Digitized  by 


Google 


Digitized  by 


Google 


INTRODUCTION  HISTORIQUE. 


L'art  de  conduire  les  eaux  remonte  à  rorigine  des  sociétés.  Il  a  dû  se 
perfectionnera  mesure  que  les  progrès  de  la  civilisation  ont  fait  mieux 
sentir  les  avantages  que  procure  la  jouissance  facile  d'eaux  salubres  et 
abondantes. 

On  a  beaucoup  parlé  des  travaux  entrepris  en  Egypte^  dans  la  plus  haute 
antiquité,  pour  corriger  les  irrégularités  des  crues  du  NO,  encaisser  ses 
eaux  et  diriger  leur  cours.  L'Asie  a  aussi  ses  traditions,  mais  elles  n'exci- 
tent pas  cet  intérêt  universel  qui  fait  si  bien  accueillir  les  souvenirs  des 
peuples  qui  se  mêlent  à  nos  origines.  Nous  nous  contenterons  de  présenter 
ici  la  description  des  monuments  hydrauliques  des  Romains.  Aucun  peuple 
ne  les  égala  dans  ce  genre  d'établissements  publics ,  et  leurs  restes  sont 
assez  nombreux  en  France  pour  qu'on  puisse  avoir  souvent  l'occasion  de 
les  étudier. 

Âppius  Glodius  fit  construire  le  premier  aqueduc  dont  il  est  fait  men- 
tion dans  l'histoire  romaine  (an  312  avant  J.-C). 

Après  l'eau  Appia^  qui  porte  son  nom,  on  conduisît  successivement  à 
KomeVAnio  vieux  (an  273  av.  J.-C.),  l'eau  Jfarcia  (an  146  av.  J.-C), 
l'eau  Teptda  (an  127  av.  J.-C),  l'eau  7uZta(an  35  av.  J.-C.),  et  l'eau 
Vierge  (an  22  av.  J.-C). 

L'agrandissement  de  Rome  exigeant  encore  une  plus  grande  quantité 
d'eau,  Agrippa,  gendre  d'Auguste,  rendit  son  édilité  célèbre  par  les  soins 
qu'il  prit  de  réparer  les  anciens  aqueducs,  d'en  construire  de  nouveaux, 
et  de  multiplier  les  fontaines  jaillissantes  dans  la  ville. 

2»  p.  à 
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2  INTRODUCTION  HISTORIQUE. 

On  fait  remonter  à  cette  époque  (an  17  av.  J.-C.)  la  construction  de 
rSqueduc  de  Nîmes,  et  on  l'attribue  également  à  Agrippa,  qui  gouverna 
pendant  quelque  temps  une  paffie  de  la  Gaule,  devenue  colonie  ro- 
maine. 

Caligula  commença  la  construction  de  deux  autres  aqueducs  (an  35 
de  l'ère  vulgaire).  L'empereur  Claude  les  acheva,  dans  la  suite,  avec 
beaucoup  de  magnificence,  et  les  consacra  aux  usages  publics  (an  49). 
Ils  amenaient  les  eaux  Claudia  et  du  nouvel  Anio.  C'est  aussi  sous  le 
règne  de  cet  empereur  que  l'on  place  la  construction  des  aqueducs  de 
Lyon  et  de  Metz. 

Fronlîn,  qui  fut  nommé  par  Nerva  surintendant  des  eaux  de  Rome 
(an  98),  a  donné  la  description  des  neuf  aqueducs  qui  existaient  à  Rome 
de  son  temps.  11  indique  pour  chacun  d'eux  le  lieu  de  la  source  d'où  il 
tire  ses  eaux,  sa  distance  de  Rome,  la  longueur  des  aqueducs  tant  en  ca- 
naux souterrains  qu'au-dessus  de  teiTe,  la  quantité  d'eau  qu'ils  fournis- 
sent, et  comment  elle  était  distribuée. 

Pour  avoir  une  idée  de  la  nvagnificence  de  ces  ouvrages  et  de  leur  împor 
tance,  il  suffira  de  dire  que  la  longueur  totale  des  aqueducs  était  de 
41  myriamètres,  qui  répondent  à  107  lieues  de  poste.  Les  trois  quarts  de 
cette  longueur  étaient  en  conduits  souterrains  voûtés,  et  pour  le  surplus 
hors  de  terre,  huit  lieues  étaient  en  arcades  qui  avaient  jusqu'à  32  mè- 
tres de  hauteur. 

C'est  surtout  près  de  Romp  qu'on  voyait  ces  aqueducs  s'éleyer  pour  ?f  r 
river  au  §ominQt  des  rooD^  renfermés  dans  l'epceinte  de  la  ville.  Le  pre- 
mier aqueduc  ne  portait  les  eaux  d'Appifi  qu'à  8°',37  aurdpssua  in  sp)  ^f| 
c^uai  le  long  du  Tibre,  tandis  que  le  dernier  construit  l^s  portai^  à  4'^'^,5S 
au-dessus  du  même  niveau.  Aussi  se  terminait-il  par  un  rang  d'arcades  4p 
9,639  mètres  de  longueur. 

Le  volume  d'eau  fourni  par  ces  aquedups  était  de  79^,P00  ipètres 
cubes  en  24  heures,  équivalant  à  40,900  pojuces  de  footainier,  ou  «ix  ^ia 
plus  que  l'on  ne  se  propose  d'en  distribuer  dans  Paris.  Et  encore  Frontîo 
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déclàre-t-il  dans  son  Commentaire  qu'on  aurait  pu  le  doubler  en  recueil- 
lant toutes  les  eaux  interceptées  par  la  fraude,  ou  qui  se  perdaient  par 
négligence; 

La  plus  grande  partie  de  ces  eaux  était  destinée  aux  usages  publics. 
Elles  coulaient  nuit  et  jour  par  les  fontaines,  elles  se  rendaient  ensuite 
par  des  canaux  souterrains  dans  les  thermes  et  dans  les  naumachies,  où 
elles  arrivaient  en  assez  grande  abondance  pour  qu'on  pût  y  simuler  des 
combats  de  vaisseaux  ;  ce  genre  de  spectacle  plaisait  beaucoup  aux  Ro- 
mains, et  l'on  ne  craignait  pas  de  faire  de  grandes  dépenses  pour  en  faire 
jouir  le  peuple.  Auguste  fit  construire  un  aqueduc  de  32,925  mètres  de 
longueur  pour  faire  conduire  à  Rome  l'eau  Alsietinay  qu  il  destinait  à  sa 
naumachie.  L'empereur  Claude  transforma  le  lac  Fucin  en  naumachie, 
en  faisant  placer  tout  autour  des  sièges  pour  les  spectateurs.  Les  provinces 
imitèrent  en  ceci  la  capitale  de  l'empire  :  on  a  reconnu  des  restes  de  nau- 
machie à  Metz  et  à  Saintes. 

Toutes  les  eaux  de  Rome  n'étaient  pas  également  limpides,  également 
salubres  ;  ce  qui  détermina  à  les  classer  suivant  les  usages  auxquels  on 
les  destinait.  L'eau  Marcia  fut  placée  au  premier  rang  et  réservée  tout 
entière  pour  la  boisson.  Le  vieil  Anio,  au  contraire,  fut  destiné  à  Tarro- 
sement  des  jardins  et  aux  besoins  les  plus  ordinaires  de  l'économie  do- 
mestique. 

On  ne  négligeait  rien  pour  la  conservation  des  aqueducs,  qu'on  regar- 
dait comme  un  des  principaux  témoignages  de  la  grandeur  du  peuple 
romain. 

Frontiri  rapporte  dans  son  Commentaire  les  sénatus-consultes  qui  for- 
maietitla  jurisprudence  des  Romains  sur  la  conservation  et  l'administra- 
tion des  aqueducs  et  des  eaux,  et  Poleni  a  recueilli  les  lois  ou  constitutions 
impériales  rendues  depuis  Frontin,  jusques  et  compris  celles  de  l'empe- 
reur Justinien. 

En  voici  les  principales  dispositions  : 
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Sous  la  république^  le  soin  des  eaux  était  confié  aux  censeurs  et  aux 
édiles. 

Sous  Tempire^  les  administrateurs  des  eaux  étaient  nommés  par  Tem- 
pereur,  et  confirmés  par  le  sénat. 

Us  étaient  tenus  de  veiller  à  ce  que  les  fontaines  publiques  coulassent 
très-exactement  pendant  le  jour  et  la  nuit  pour  l'usage  du  peuple. 

Celui  qui  désirait  jouir  de  l'eau  publique  devait  en  obtenir  la  permis- 
sion du  prince. 

L'administrateur  désignait  le  calice  ou  tuyau  de  jauge  qui  convenait  à 
la  quantité  accordée,  et  l'orifice  du  tuyau  de  plomb  qu'on  y  adaptait  devait 
être  le  môme  que  celui  du  calice  jusqu'à  16  mètres  de  distance. 

Aucun  particulier  ne  pouvait  tirer  de  l'eau  des  canaux  publics  ;  il  fallait 
que  le  tuyau  de  concession  partit  du  chàteau-d'eau. 

Le  droit  de  concession  d'eau  ne  pouvait  être  transmis  ni  à  l'héritier,  ni 
à  l'acquéreur,  ni  enfin  à  aucun  nouveau  propriétaire  des  domaines  :  le 
titre  de  concession  était  renouvelé  avec  le  possesseur.  Mais,  pour  les  bains 
publics,  ils  jouissaient  du  privilège  de  conserver  perpétuellement  les  eaux 
qui  leur  étaient  une  fois  accordées. 

Les  travaux  d'entretien  des  aqueducs  étaient  confiés  à  700  individus 
environ,  divisés  en  différentes  classes  d'agents,  tels  que  les  contrôleurs, 
les  gardiens  de  château,  les  inspecteurs,  les  paveurs,  les  faiseurs  d'en- 
duits et  les  autres  ouvriers  ;  ils  étaient  payés  par  le  trésor  public,  qui  se 
trouvait  défirayé  de  cette  dépense  par  la  rentrée  des  impositions  provenant 
du  droit  des  eaux. 

Tout  ce  qui  pouvait  être  tiré  des  champs  des  particuliers,  comme  la 
terre,  la  glaise,  la  pierre,  la  brique,  le  sable,  les  bois  et  les  autres  maté- 
riaux nécessaires,  après  avoir  été  estimé  par  des  arbitres,  était  pris  et  en* 
levé  sans  que  personne  pût  s'y  opposer. 

Pour  le  transport  de  ces  matériaux,  il  était  pratiqué,  toutes  les  fois  que 
le  besoin  l'exigeait,  des  chemins  ou  sentiers  au  travers  des  champs  des 
particuliers,  en  les  dédommageant. 
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Pour  faciliter  les  réparations  des  canaux  et  des  conduits,  il  n'était  per- 
mis de  construire  des  édifices,  ni  de  planter  des  arbres  qu'à  la  distance 
de  1",62  de  chaque  côté  des  canaux  apparents  ou  souterrains  qui  étaient 
dans  l'intérieur  des  villes.  Il  devait  y  avoir  un  isolement  de  4"",  87  de 
chaque  côté  des  fontaines,  murs  et  voûtes  des  aqueducs  en  pleine  cam- 
pagne. 

Si  quelque  propriétaire  faisait  des  difiBcultés  pour  vendre  la  partie  de 
son  champ  dont  on  avait  besoin,  on  l'achetait  en  entier  et  on  revendait  le 
surplus,  afin  d'établir  d'une  manière  certaine  le  droit  des  limites  des  par- 
ticuliers et  celui  de  la  république. 

De  fortes  amendes  étaient  prononcées  contre  ceux  qui,  par  mauvaise 
intention  et  à  dessein,  avaient  percé,  rompu,  ou  tenté  de  percer  et  de 
rompre  les  canaux,  les  conduits  souterrains,  les  tuyaux,  les  châteaux- 
d'eau  et  les  réservoirs  dépendants  des  eaux  publiques;  qui  avaient  inter- 
cepté ou  diminué  l'écoulement  des  eaux ,  fait  des  plantations  ou  construc- 
tions dans  l'espace  de  terrain  qui  devait  rester  libre. 

L'empereur  Constantin  ayant  transféré  le  siège  de  l'empire  à  Conslan- 
tinople  (an  328),  ce  fut  désormais  pour  cette  seconde  Rome  que  s'exécu- 
tèrent les  nouveaux  ouvrages. 

n  existe  dans  la  vallée  de  Bourgas  trois  aqueducs  qui  portent  des  eaux 
dans  cette  ville.  Le  plus  remarquable  passe  dans  le  pays  pour  avoir  été 
fait  sous  le  règne  de  Justinien  (  an  527  ). 

Ces  aqueducs  diffèrent  de  ceux  de  Rome  en  ce  qu'ils  ne  forment  pas 
une  ligne  continue,  ayant  une  pente  uniforme  depuis  la  source  jusqu'au 
ch&teau-d'eau.  A  la  rencontre  d'une  vallée,  d'un  bas-fond  ou  d'un  pli  de 
terrain,  on  se  dispensait  quelquefois  de  soutenir  le  canal  par  des  arcades, 
et  on  le  remplaçait  par  des  conduites  en  siphon  renversé  qui  dessinait  le 
contour  de  la  vallée.  Lorsque  la  vallée  avait  trop  d'étendue,  on  élevait  des 
piles  de  distance  en  distance,  couronnées  par  une  cuvette  ou  bassin  ;  ces 
piles  portent  le  nom  de  souterazi.  Un  tuyau  partant  de  l'extrémité  de  la 
première  partie  de  l'aqueduc,  conduit  l'eau  du  canal  dans  la  première  cu- 
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vette.  Un  second  tuyau  la  reçoit  ensuite  et  la  remonte  à  une  autre  cuvette; 
et  ainsi  de  suite,  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  parvenue  sur  le  sommet  du  reveh; 
opposé  du  coteau,  où  la  seconde  partie  du  candi  prenait  son  origine.  On 
perdait  par  là  la  vitesse  acquise  par  l'eau  dans  la  première  partie  de 
l'aqueduc,  et  la  portion  de  charge  absorbée  par  les  frottements  dans 
les  tuyaux,  mais  on  diminuait  de  beaucoup  les  dépenses  de  construction. 

Nous  avons  déjà  parlé  de  quelques  aqueducs  construits  dans  les  Gaules 
par  les  Romains,  et  particulièrement  des  aqueducs  de  Nîmes,  de  Lyon  et 
de  Metz.  On  pourrait  encore  en  citer  plusieurs  autres  qui  attestent  égale- 
ment l'importance  qu'ils  attachaient  à  la  jouissance  d'une  gi*ande  abon- 
dance d'eau.  Pendant  le  court  séjour  que  Julien  fit  à  Paris  (an  360),  il 
fît  construire  l'aqueduc  d'Ârcueil,  qui  conduisait  les  eaux  de  Rungis  au 
palais  des  Thermes.  Un  autre  aqueduc  souterrain  prenait  son  commence- 
ment sur  les  hauteurs  de  Chaillot,  à  la  source  des  eaux  minérales  de  ce 
lieu,  traversait  les  emplacements  des  Champs-Elysées,  d'une  partie  des 
jardins  des  Tuileries,  et  aboutissait  vraisemblablement  vers  le  milieu  de 
l'emplacement  occupé  par  le  jardin  du  Palaîs-Rbyal.  On  a  découvert,  en 
eflTet,  en  1781,  vers  l'extrémité  méridionale  de  ce  jardin,  à  un  mètre  au- 
dessous  du  sol,  un  bassin  ou  réservoir  de  construction  romaine,  dont  la 
forme  était  un  carré  de  6*,50  de  côté,  et  en  même  temps  des  médailles 
d'Aurélien,  de  Dioclétien,  de  Posthume,  de  Magnence,  de  Crispe  et  de  Va- 
lentinien  I".  L'époque  du  règne  de  ce  dernier  empereur  doit  être  celle  de 
la  construction  du  bassin  (  an  375  ). 

Après  la  chute  de  l'empire  romain,  les  peuples  furent  plongés  dans  la 
barbarie,  le  flambeau  de  la  civilisation  perdit  de  son  éclat;  et  non-seule- 
ment l'on  ne  vit  plus  s'élever  de  grands  monuments,  mais  les  anciens  fu- 
rent d)andonnés. 

On  doit  à  Philippe  Auguste  d'avoir  fait  le  premier  conduire  dans  Paris, 
pour  l'usage  de  ses  habitants,  une  portion  des  eaux  des  prés  Saint-Gervais 
et  deBelleville  (de  1180  à  1223). 
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Heqrî  IV  fit  élever  les  eaux  de  la  Seine  par  une  machine  hydraulique, 
dont  il  ordonna  rétablissement  sous  une  des  arches  du  Pont-Neuf  (  an 
1606).  La  mort  le  surprit  lorsqu'il  songeait  à  rétablir  l'ancien  aqueduc 
d'Ârcueil.  Ce  projet,  entrepris  et  exécuté  par  Marie  deMédicîs,  fut  terminé 
en  1624.  En  1670,  on  construisit  la  pompe  du  pont  Notre-Dame.  Mais  ce 
fut  surtont  sous  le  règne  de  Louis  XIV  qu'on  vit  s'élever  de  beaux  monu* 
ments  hydrauliques. 

Avant  d'en  donner  la  description,  nous  allons  parler  des  trois  aque- 
ducs de  Rome  restaurés  par  les  papes,  qui  fournissent  actuellement  dans 
cette  ville  les  eaux  désignées  sous  les  noms  d'aqua  Vergir^e^  d'aqua  Felke  et 
d'aqtm  Paola. 

L'aqueduc  antique,  dont  l'eau  s'appelait  aqua  Virgo^  alimente  la  belle 
fontaine  de  Trevi,  et  arrive  à  une  petite  hauteur  au-dessus  du  Tibre. 

L'aqueduc  construit  ou  restauré  par  le  pape  Sixte  V  conduit  l'eau  appelée 
ùqua  Felice  sur  le  mont  Quirinal,  h  la  fontaine  de  Moïse,  à  une  hauteur  de 
54  ut  êtres  au-dessus  de  Tétiage. 

L- aqueduc  construit  par  Trajan,  Fan  112  de  notre  ère,  alimente  la  fon- 
taine Pauline,  sur  le  Janicule,  placée  64  mètres  au-dessus  des  basses  eaux 
du  Tîbre. 

Ces  trois  fontaines  se  font  remarquer  par  la  belle  ordonnance  de  l'ar- 
chitecture et  par  les  ornements  de  la  sculpture;  maïs  elles  ne  sont  deve- 
nues un  objet  d'admiration  que  parce  qu'elles  répandent  des  torrents 
d'eau.  La  fontaine  Pauline  dépense  1800  pouces,  et  celle  de  la  place 
Saint«Pierre  au  Vatican,  composée  d'une  simple  coupe  élevée  sur  un  pié- 
deuche,  300  pouces. 

Lestrois  aqueducs  fournissent,  d'après  les  expériences  faites  en  1809 
par  M.  Vîd,  directeur  des  eaux  de  Rome ,  150,000  mètres  cubes  en 
241ieures,  ou  7500  pouces  d'eau,  mesure  de  Paris. 

JLes  Jb^mains  avaient  eu  une  supériorité  éminentp  sur  tous  les  peuple* 
lie  l'antiquité  dans  la  construction  des  monuments  pour  la  conduite  de^ 
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eaux;  l'Italie  avait  conservé  pendant  plusieurs  siècles  la  prééminence 
romaine  ;  mais,  sous  Louis  XIY,  la  France  se  plaça  au-dessus  de  Tltalie, 
non-seulement  par  les  grands  travaux  hydrauliques  que  ce  prince  fit  en- 
treprendre aux  environs  de  Paris,  mais  surtout  par  les  recherches  et  les 
expériences  sur  le  mouvement  de  Veau,  tant  dans  les  canaux  que  dans 
les  rivières  et  dans  les  tuyaux  de  conduite  ;  c'est  là  surtout  ce  qui  doit 
faire  absoudre  ce  prince  du  reproche  tant  répété  d'avoir  voulu  vaincre  la 
nature  à  Versailles,  pour  transformer  un  site  sauvage  en  un  lieu  de  dé-* 
lices.  Du  haut  de  la  terrasse,  devant  le  château,  une  perspective  magni- 
fique se  présente;  elle  commence  entre  les  deux  grands  bassins  du  par- 
terre, continue  le  long  des  belles  rampes  et  terrasses  qui  descendent  en 
amphithéâtre  dans  le  parc,  se  prolonge  entre  deux  rangées  de  vases  et  de 
statues  de  marbre  sur  un  large  tapis  de  pelouse,  et  se  termine  à  un  vaste 
canal,  au  delà  duquel  elle  se  perd  dans  le  lointain. 

A  droite  et  à  gauche,  au  milieu  des  bosquets,  on  découvre  des  pièces 
d'eau  qui  forment  un  ensemble  ravissant,  dont  aucune  description  ne  peut 
donner  une  juste  idée  :  des  jets  qui  s'élèvent  jusqu'à  85  pieds  de  hauteur, 
des  cascades,  des  bains  ;  Neptune  lançant  son  redoutable  trident  soit  pour 
calmer,  soit  pour  exciter  les  flots  ;  Apollon  sortant  du  sein  des  eaux 
sur  un  char  traîné  par  quatre  coursiers,  au  milieu  d'un  peuple  de  tritons, 
de  dauphins  et  de  monstres  marins  ;  Âncelade  écrasé  par  une  masse  de 
rochers,  et  dont  la  bouche  vomit  une  colonne  d'eau  d'un  volume  extra- 
ordinaire, etc.,  etc. 

Les  eaux  sont  fournies  par  plusieurs  étangs  et  réunies  par  des  aque« 
ducs  dans  des  réservoirs  qui  dominent  tout  le  parc.  Les  ouvrages  princi* 
paux  entrepris  à  cette  époque  pour  les  rassembler  consistent,  d'après 
M.  Bruyère  :  1^  dans  l'exécution  des  digues,  bondes,  murs  et  terras- 
sements relatifs  à  l'établissement  d'environ  25  étan^,  retenues  ou  ré- 
servoirs ;  2^^  en  112,000  mètres  de  longueur  de  rigoles;  3^  en 34,000  mè- 
tres de  longueur  d'aqueducs  ayant  1,  2  et  3  mètres  de  largeur,  dont 
plusieurs  sont  souterrains,  et  qui  tous,  exécutés  en  meulière,  sont  assez 
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bien  conservés  ;  4^  enfin,  dans  le  grand  pont-aqueduc  de  Bue,  de  600  mè- 
tres de  longueur  et  de  40  mètres  au-dessus  de  la  Bièvre^  pont  qui  est  en 
assez  bon  état. 

La  superficie  des  terrains  sur  lesquels  on  recueille  les  eaux  de  pluie  ou 
de  neige  pour'les  conduire  à  Versailles  est  d'environ  15,000  hectares.  Il 
tombe  sur  cette  surface,  année  commune,  O^^^SO  de  hauteur  d'eau,  ce  qui 
donnerait  un  produit  annuel* de  75,000,000  de  mètres  cubes,  ou  plus  de 
10,000  pouces,  sans  les  pertes  énormes  causées  par  Tévaporation  ou  les 
filtrations  ;  pertes  sur  lesquelles  on  avait  été  loin  de  compter  lorsque  les 
travaux  furent  entrepds.  Au  lieu  de  10,000,.  les  pertes  sont  telles  aujour- 
d'hui, que  ce  produit  se  trouve  réduit.au-dessous  de  200  pouces. 

La  position  du  jardin  de  Versailles  permet  de  tirer  le  parti  le  plus  avan- 
tageux de  ces  eaux.  Les  bassins  sont  placés  à  différentes  hauteurs  sur  la 
surface  inclinée  qui  descend  depuis  la  terrasse  du  château  jusqu'au  canal, 
de  manière  qu'il  est  facile  d^aliménter  les  pièces  inférieures  par  les  eaux 
que  des  pièces  plus  élevées  ont  déjà  versées  dans  leurs  propres  bassins. 
Les  grandes  eaux  jouent  ordinairement  pendant  trois  heures  et  demie  ;  le 
volume  qui  s'écoule  dans  cet  intervalle  de  temps  est  de  9,4.65^"*'-,67  ou 
de  751^^^925  par  seconde.  La  .dépense  qui  aurait  lieu  en  24  heures  serait 
de  64,907  kilolitres  ou  de  3,381  pouces.  Mais  il  faut  observer  que  cela  ne 
suffirait  pas  encore  pour  que  les  eaux  jaillissent  à  la  fois  de  tous  les  points, 
puisqu'on  ne  fait  jouer  le  bassin  de  Neptune,  par  lequel  on  termine,  qu'en 
arrêtant  tous  les  autres  écoulements;  on  ne  pourrait  leur  consacrer  moins  ^ 
de  10,000  pouces,  ainsi  qu'on  Tavait  d'abord  pensé. 

Pour  les  obtenir,  Vauban  et  Lahire  conçurent,  en  1680,  le  projet,  d'a- 
mener les  eaux  de  la  rivière  d'Eure  à  Versailles.  La  prise  d'eau  à  Saint- 
Gouin  était  plus  élevée  de  35"', 73  que  la  cour  de  marbre  du  château,  et 
sa  distance  était  de  155,523  mètres  environ.  On  devait  traverser  le  vallon 
de  Maintenon  par  un  aqueduc  à  trois  rangs  d'arcades,  dont  la  hauteur  to- 
tale aurait  été  de  71  mètres. 

Les  travaux  furent  commencés  en  1684,  et  interrompus  quatre  ans 

2- p.  2 
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plus  tard,  après  y  avoir  dépensé  8,612,995  livres.  Ils  n'ont  pas  été  repris, 
et  il  ne  reste  maintenant  qu'une  partie  de  l'aqueduc  de  Maîntenon,  pour 
rappeler  ce  projet,  qui  est  una  des  plus  grandes  entreprises  du  règne  de 
Louis  XIV. 

Dans  le  même  temps,  le  célèbre  mécanicien  Rannequin  .établissait  sur 
un  des  bras  de  la  Seine  la  machine  de  Marly,  qui  élevait  300  pouces  d'eau 
à  la  hauteur  de  162  mètres;  il  la  mit  en  état  d'agir  en  1682.  Cette  ma- 
chine était  plus  remarquable  par  sa  grandeur  que  par  sa  bonne  composi- 
tion ;  mais,  à  l'époque  où  elle  fut  construite,  elle  était  regardée  avec  rai- 
son comme  un  chef-d'œuvre.  Le  produit  a  diminué  successivement  de 
•300  pouces  à  28  pouces  depuis  l'année  1694  jusqu'à  1816  où  elle  a  été 
entièrement  démolie  et  remplacée  par  une  machine  à  vapeur  de  la  force 
de  64  chevaux,  qui  élève  d'un  seul  jet  76  pouces  d'eau,  ou  1,500  mètres 
cubes  par  24  heures,  à  la  hauteur  de  162  mètres,  au  moyen  d'une  con- 
duite placée  sur  un  plan  incliné  de  1,300  mètres  de  longueur. 

.Les  derniers  ouvrages  remarquables  construits  pour  amener  des  eaux 
sont,  dans  le  royaume  de  Naples,  Taqueduc  de  Caserte,  et,  en  France, 
l'aqueduc  de  Montpellier. 

L'aqueduc  de  Caserte  a  été  construit  par  ordre  du  roi  de  Naples 
Charles  III^  pour  amener  les  eaux  dans  le  château  qu'il  a  fait  bâtir  à  Ca- 
serte, ville  située  à  cinq  lieues  au  nord  de  Naples,  dans  la  plaine  où  était 
autrefois  Capoue.  Il  a  plus  de  9  lieues  de  longueur  depuis  les  sources 
qui  Talimentent  jusqu'aux  jardins  de  Caserte,  traverse  des  vallées  pro- 
fondes et  de  hautes  montagnes.  Le  réservoir,  qui  se  trouve  près  du  châ- 
teau, est  à  130  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la  cour. 

L'aqueduc  de  Montpellier  fut  établi  en  1752,  sous  la  direction  de  Pitot, 
ingénieur  et  membre  de  l'Académie  des  sciences.  Il  parcourt  un  espace 
de  13,904  mètres,  depuis  la  source  de  Saint-Clément  jusqu'au  Peyrou.  Il 
se  termine,  sur  une  longueur  de  880  mètres,  par  deux  rangs  d'arcades 
ayant  ensemble  2§  mètres  de  hauteur,  et  par  un  château-d'eau  en  rotonde, 
décoré  de  colonnes,  qui  forme  un  des  plus  beaux  monuments  de  la  place 
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du  Peyrou.  Cette  place  est  encore  remarquable  par  sa  position  d'où 
l'œil  embrasse  un  horizon  immense  et  découvre  la  mer  et  les  monta- 
gnes des  Pyrénées,,  par  la  statue  équestre  de  Louis  XIV,  autour  de  la- 
quelle on  avait  eu  Theureuse  idée  de  rassembler  les  grands  hommes  qui 
avaient  illustré  son  règne  ;  les  groupes  de  Condé  et  de  Turenne,  de  Col- 
bert  et  de  Duquesne,  de  Lamoignon  et  de  d'Aguesseau,  de  Fénelon  et  de 
Bossuet. 

Â  l'exemple  des  anciens,  on  n'employa  pendant  longtemps  que  des 
aqueducs  pour  la  conduite  des  eaux  ;  l'établissement  des  pompes  de  la 
Samaritaine,  du  pont  Notre-Dame  et  de  Marly,  semblait  même  prouver 
que  l'emploi  des  machines  hydrauliques  rendait  la  distribution  des  eaux 
peu  sûre  et  peu  régulière;  mais  aujourd'hui  l'emploi  des  machines  à 
vapeur  doit  servira  répandre  l'eau  avec  autant  d'abondance  que  d'éco- 
nomie. 

Londres,  Glascow,  Edimbourg,  Philadelphie,  jouissent  déjà  d'un 
système  complet  de  distribution  d'eau  ;  Paris  n'aura  plus  bientôt  à  leur 
envier  de  si  grands  avantages,  grâce  au  zèle  actif  et  éclairé  de  M.  de 
Chabrol,  préfet  du  département  de  la  Seine.  Ce  magistrat  ne  s'est  pas 
contenté  d'aller  examiner  lui-môme  sur  les  lieux  le  système  adopté  en 
Angleterre,  et  surtout  à  Londres,  mais  il  en  a  fait  faire  une  étude  com- 
plète par  M.  Mallet,  afin  d'en  faire  jouir  la  capitale  en  l'adaptant  à  ses 
localités. 

Les  4,000  pouces  d'eau  conduits  par  le  canal  de  l'Ourcq  seront  consa- 
crés à  l'embellisseTnentdes  places  et  des  promenades,  à  l'arrosement  des 
rues  et  au  lavage  des  égouts.  Leur  distribution  s'opérera  d'après  le  projet 
de  M.  Girard,  qui  consiste  à  dériver  d'un  réservoir  commun  le  volume 
d'eau  que  l'on  destine  à  chaque  fontaine,  et  à  l'y  porter  par  une  conduite 
particulière. 

2,000  pouces  seront  tirés  de  la  Seine  et  élevés  par  des  machines  à  va- 
peur. On  appliquera  à  leur  distribution  le  nouveau  système  de  conduite. 
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Ce  qui  le  distingue  surtout,  c'est  la  facilité  qu'il  offre  aux  particuliers 
d'avoir  de  l'eau  à  domicile. 

Afin  que  les  canaux  et  les  travaux  publics  ne  fussent  pas  endom- 
magésy  il  était  défendu  à  Rome  de  tirer  l'eau  obtenue  par  une  concession 
d'autre  part  que  du  château-d'eau.  Ce  procédé,  dont  nous  avons  re- 
trouvé la  tradition  dans  toute  l'Italie,  a  été  longtemps  employé  en  France. 
Il  est  aussi  compliqué  que  dispendieux,  à  raison  de  la  multitude  de  petits 
(uyaux  sillonnant  les  rues  qu'il  nécessite  ;  et  les  frais  qu'il  cause,  aux 
abonnés  éloignés  en  bornent  à  peu  près  l'utilité  aux  classes  riches. 

Dans  le  nouveau  système,  au  contraire,  un  tuyau  principal  part  de  l'é- 
tablissement des  machines,  et  suit  autant  que  possible  la  ligne-milieu  de 
l'arrondissement  à  desservir  ;  sur  ce  tuyau  sont  branchées  d'autres  /;on- 
duites  secondaires  qui  parcourent  les  rues  les  plus  populeuses  et  les  plus 
importantes.  Ces  conduites  sont  accompagnées  de  tuyaux,  dits  de  service, 
qui  leur  sont  parallèles  ou  qui  se  dirigent  vers  les  rues  où  il  ne  se  trouve 
aucune  autre  conduite.  Us  forment  ainsi  un  réseau  qui  embrasse  toutes  les 
rues  du  quartier  alimenté  par  les  machines. 

C'est  sur  ces  tuyaux  de  service  seulement  que  sont  branchés  qeux  des 
particuliers,  lesquels  viennent  aboutir  à  des  réservoirs  placés  dans  chaque 
maison  d'habitation  à  différentes  hauteurs,  suivant  le3  désirs  des  pro- 
priétaires. 

Les  avantages  qui  résultent  de  ces  dispositions  sont  faciles  à  saisir,  mais 
on  ne  pouvait  les  réaliser  qu'en  ayant  des  conduites  qui  offrissent  une 
grande  résistance  à  la  pression  de  l'eau,  et  c'est  ce  qui  a  déterminé  l'em- 
ploi de  la  fonte  de  fer.    . 

Nous  venons  de  tracer  en  quelque  sorte  l'histoire  de  l'art  du  fontainicr 
par  les  monuments. 

Elle  peut  suffire  pour  en  faire  sentir  toute  l'utilité,  mais  peut-être  ne 
caractérise-t-elle  pas  assez  ses  progrès  :  il  faut  en  considérer  la  parlîe 
scientifique  pour  l'apprécier  à  sa  juste  valeur  et  éviter  que  de  fausses  idées 
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de  grandeur  et  de  magnifieence  ne  parviennent  à  égarer  notre  juge- 
ment et  à  nous  faire  croire  qu'il  a  retiré  peu  d'avantages  des  nouvelles 
découvertes. 

Il  y  a  dans  tous  les  arts  un  point  de  perfection  à  se  proposer,  et  qu'on 
ne  peut  atteindre  que  par  une  application  plus  ou  moins  parfaite  des  ré- 
sultats de  la  théorie.  Or,  l'art  du  fontainier  se  fonde  sur  des  principes  de 
mécanique  et  de  physique  qui  étaient,  pour  ainsi  dire,  inconnus  aux  an- 
ciens. On  ne  doit  donc  pas  être  étonné  si  nous  devons  l'emporter  de  beau- 
coup sur  eux. 

Les  Romains  n'employaient  qu'une  pratique  simple  du  nivellement 
dans  le  tracé  de  leurs  aqueducs,  et  il  leur  eût  été  impossible  d'analyser  et 
d'expliquer  les  phénomènes  de  l'écoulement  de  l'c^au  ;  ce  n'est  que  depuis 
peu  de  temps  que  l'hydraulique  appliquée  est  devenue  une  branche  des 
sciences  physico-mathématiques.  Galilée  et  ses  disciples  en  posèrent  les 
premiers  fondements. 

Galilée  découvrit  la  pesanteur  de  l'air,  Toricelli  confirma  ses  observa- 
tions par  de  nouvelles  expériences,  et  prouva  que  cette  force  était  la  cause 
de  l'ascension  de  l'eau  dans  les  pompes,  qu'elle  élevait  l'eau,  dans  les 
tuyaux  inclinés,  à  la  même  hauteur  perpendiculaire  que  dans  les  tuyaux 
droits  ;  que  le  mercure  ne  montait  qu'à  28  pouces,  hauteur  proportionnelle 
au  rapport  des  pesanteurs  des  deux  fluides  :  il  inventa  le  baromètre 
(an  1643).  La  science  hydrostatique  fut  aussi  ressuscitée  par  ces  savants 
italiens.  Ârchimède,  qui  le  premier  des  anciens  traita  de  la  théorie  des 
fluides,  n'avait  considéré  que  l'équilibre  des  solides  plongés  dans  les  fluides. 
Il  avait  déterminé  le  poids  des  corps  posés  dans  un  fluide  plus  léger,  le 
degré  d'enfoncement  où  ils  restaient  en  équilibre  dans  un  fluide  plus  pe- 
sant, la  force  avec  laquelle  ils  tendaient  à  s'élever  lorsqu'on  les  avait  forcés 
de  s'y  plonger  tout  entiers,  et  la  position  qu'ils  y  prenaient  relativement  à 
leur  figure:  il  restait  à  établir  la  théorie  de  l'équilibre  des  flqides  eux- 
mêmes.  Stevin,  mathématicien  flamand,  parait  avoir  prouvé  le  premier, 
par  l'expérience  et  la  théorie,  que  les  fluides  pèsent  dans  la  direction  de  la 
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pesanteur,  en  raison  de  leur  base  et  de  leur  hauteur,  et  qu'ainsi  le  cy- 
lindre et  le  cône  fluide,  qui  ont  une  b^se  et  une  hauteur  égales,  pèsent 
également  sur  cette  base.  . 

Pascal  démontra  la  même  vérité  en  se  fondant  sur  le  principe  de  l'éga- 
lité de  pression  ;  principe  qui,  après  la  découverte  d'une  géométrie  nou- 
velle, devait  fournir  le  nioyen  d'établir  les  lois  générales  du  mouvement 
des  fluides.  On  ne  connaissait  alors  que  celles  qui  s'appliquent  à  l'écou- 
lement par  un  orifice  percé  dans  un  vase  à  mince  paroi.  Torricelli  avait, 
en  effet,  trouvé  que  lorsque  l'eau  s'écoule  par  une  ouverture  pratiquée 
dans  un  vase,  elle  acquiert  une  vitesse  égale  à  celle  qu'aurait  un  corps 
abandonné  à  la  pesanteur  et  tombant  depuis  la  surface  du  liquide  jusqu'à 
rorifice  (an  1643). 

Mariette  voulut  appliquer  la  théorie  des  eaux  sur  des  expériences  aux- 
quelles il  pût  appliquer  tout  ce  que  la  géométrie  de  son  temps  lai  four- 
nissait de  secours.  Aptes  avoir  posé  les  principes  de  l'hydrostatique,  il 
chercha  les  lois  du  mouvement  des  fluides.  Il  confirma  d'abord  la  règle  de 
Torricelli,  en  remarquant  toutefois  que  le  produit  réel  diffère  toujours  un 
peu  de  celui  dû  à  la  théorie,  et  que  la  règle  ne  se  vérifie  que  lorsqu'il 
existe  un  autre  rapport  entre  la  surface  de  l'ouverture  et  les  dimensions 
du  réservoir.  Ces  deux  causes  de  perturbation,  qui  n'étaient  pas  alors  con- 
nues, tiennent  à  la  contraction  de  la  veine  fluide,  qui  se  manifeste  lorsque 
l'eau  s  écoule  par  une  ouverture  faite  à  un  vase  de  peu  d'épaisseur,  et  à 
ce  que  les  molécules  fluides  d*une  même  tranche  horizontale  ne  conser- 
vent la  même  vitesse  que  lorsque  la  surface  de  l'orifice  est  très-pètîte  par 
rapport  à  celle  des  tranches  successives. 

Mariotte  a  Mt  également  des  expériences  sur  la  hauteur  des  jets,  lorsque 
l'eau  s'échappe  par  un  ajutage  d'un  petit  diamètre  et  de  peu  de  longueur 
adapté  à  un  réservoir  constamment  plein.  Il  a  trouvé  que  le  jet  ne  s'élève 
pas  à  la  hauteur  du  niveau  du  réservoir,  ainsi  que  l'annonce  H  théorie,  et 
il  donne  une  règle  pour  calculer  la  perte  pour  un  jet  quelconque,  lorsqu'on 
en  connaît  la  valeur  dans  un  cas  particulier. 
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Son  ouvrage  renferme  une  foule  d'autres  expériences,  tant  sur  le  mou- 
vement des  eaux  que  sur  d'autres  matières  ;  et,  s'il  n'y  en  a  aucune  qui 
n'ait  été  plus  approfondie  dans  d^autres  ouvrages,  il  ne  serait  pas  juste  de 
laisser  le  sien  dans  l'oubli.  On  lui  doit  d'avoir  fait  sentir  la  nécessité  de 
modiSer  la  théorie  par  l'expérience,  et  de  corriger  les  formules  fondées 
sur  des  hypothèses  qui,  ou  S'éloignent  un  peu.  de  la  nature,  ou  n'em- 
brassent pas  toutes  les  circonstances  physiques  qui  se  compliquent  dans  ses 
opérations. 

Mariotte  éclaira  la  marche  à  suivre  dans  l'étude  de  l'hydrodynamique, 
mais  il  ne  fit  pas  faire  de  grands  progrès  à  cette  science.  Elle  se  réduisait 
encore  à  jauger  les  eaux  qui  s'échappent  d'un  réservoir  par  un  orifice  infi- 
niment petit  ou  par  un  tuyau  additionnel  de  peu  de  longueur,  et  à  me- 
surer'la  vitesse  de  celles  qui  coulent  dapi?  un  lit  de  rivière,  en  se  servant 
d'une  boule  de  cire  qu'on  laissait  flotter  à  la  surface.  On  n'avait  pas  en- 
core établi  de  relation  entre  cette  vitesse  et  les  quantités  relatives  à  l'in- 
clinaison, à  la  forme  et  aux  dimensions  du  canal  ;  cependant  on  commen- 
çait à  mieux  apprécier  l'influence  de  ces  divers  éléments.  Les  méthodes 
de  nivellement  se  perfectionnaient  par  la  découverte  de  la  pesanteur  et  la 
connaissance  de  la  figure  de  la  terre;  on  inventait  des  instruments  plus 
précis  pour  reconnaître  les  diflTérences  de  hauteurs  entre  des  points  se-  * 
parés  par  de  grandes  distances  et  des  accidents  de  terrain.  Picard,  Lahire, 
Vauban,  Riquet,  en  firent  d'heureuses  applications  au  tracé  des  grands 
travaux  hydrauliques. 

Colbert  contribua  surtout  au  progrès  des  sciences  en  étendant  la  pro- 
tection de  Louis  XIV  sur  des  hommes  qui  ne  dédaignaient  pas  de  faire 
les  plans,  les  nivellements,  de  se  livrer  à  des  occupations  pénibles  pour 
assurer  le  Succès  des  opérations  qui  leur  étaient  confiées  :  il  fonda  l'Aca- 
démie des  sciences  (an  1666). 

Les  efforts  des  savants  qui,  dans  ce  corps,  s'occupaient  de  l'hydrau- 
lique, ne  servirent  encore  pendant  longtemps  qu'à  fBÎre  mieux  connaître 
les  phénomènes  du  mouvement  des  fluides  qu'il  s'agissait  d'expliquer. 
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les  questions  qu'il  fallait  résoudre^  surtout  les  difficultés  qu'elles  pré- 
sentaient. 

Guglielmini  publia,  dès  l'année  1690,  son  traité  d'hydrostatique  inti- 
tulé i^uarum  fluentium  mensura  nova  methodo  inquisita,  qui  n'offk'e  guère 
aujourd'hui  qu'un  intérêt  historique-)  en  faisant  voir  par  les  hypothèses 
erronées  qu'adopte  l'auteur,  combien  étaient  peu  avancés  la  science  des 
eaux  courantes  et  l'art  très-difficile  d'appliquer  le  calcul  aux  questions 
physico-mathématiques. 

Couplet  fit  des  expériences  très- intéressantes  sur  le  mouvement  de 
l'eau  dans  les  conduites  de  Versailles  (an  1732),  sur  les  résistances  que 
l'air  offirait  lorsqu'il  se  logeait  dans  les  parties  élevées  des  coudes,  et  sur 
la  nécessité  d'y  placer  des  ventouses. 

De  Parçieux  fit  sentir  l'importance  de  cette  remarque  (an  1750) ,  et. 
prouva  qu'on  ne-  pouvait  pas  suppléer  aux  ventouses  par  une  augmenta- 
tion de  charge  sur  l'orifice  de  la  conduite,  ainsi  qu'on  l'avait  pratiqué,  en 
1734,  à  la  cuvette  de  la  pompe  du  pont  Notre-Dame,  qu'on  haussa  de 
3  pieds  1/2^  parce  que  l'eau  n'arrivait  pas  à  la  fontaine  Saint-Séverin 
avec  la  vitesse  qui  aurait  dû  être  produite  par  la  charge  d'eau  qm  résvl-- 
tait  de  la  différence  de  niveau  entre  le  point  de  départ  et  celui  d'ar- 
rivée. •  . 

Mais  Daniel  Bernouilli,  associé  étranger  de  l'Académie,  eut  la  gloire  de 
donner  le  premier  la  théorie  de  ce  mouvement,  d'une  manière  générale 
et  d  après  des  principes  sinon  rigoureux ,  du  moins  fondés  sur  des  hypo- 
thèses qui  paraissaient  devou*  peu  s'écarter  de  la  vérité. 

L'un  de  ces  principes  est  celui  de  la  conservation  des  forces  vives;  l'autre 
est  celui  du  parallélisme  des  tranches.  Le  premier  souflfre  des  exceptions, 
et  particulièrement  dans  le  cas  où  la  loi  de  continuité  cesse  de  régner 
dans  les  phénomènes;  il  n'a  pas  Heu  quand  les  corps  se  meuvent  dans 
un  milieu  résistant,  ou  quand  ils  éprouvent  un  frottémeirt  coâtre  des 
obstacles  fixes  :  c'esjt  ce  qui  détermina  sans  doute  Bernouilli  à  diviser 
le  fluide  qui  se  meut  en  tranches  parallèles,  et  à  supposer  toutes  les 
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I>articuleâ  de  chaque  tranche  animées  d*un  mouvement  commun ,  ayant 
pour  toutes  la  même  vitesse  et  la  même  direction.  Mais  l'expérience  et  le 
raisonnement  prouvent  qu'il  y  a  vers  la  partie  inférieure  de  la  masse  fluide 
une  convergence  très*sensible  de  direction  vers  ForiBce  par  lequel  Teau 
s'écoule  :  il  faut  donc,  pour  que  les  phénomènes  réels  du  mouvement  ne 
difEàrent  pas  sensiblement  de  ceux  sur  lesquels  la  formule  d|écouIement 
est  établie,  qu'il  y  ait  sur  l'oriflce  une  charge  d'eau  considérable,  et  que  le 
vase  s'écarte  peu  de  la  forme  cylindrique. 

D'Alembert  donna,  en  1744,  une  autre  solution  du  problème  derécou-- 
lement  des  fluides,  en  y  appliquant  le  nouveau  principe  qu'il  avait  dé- 
couvert, et  qui  réduisait  à  la  considération  de  l'équilibre  toutes  les  lois 
du  mouvement.  Ce  principe  consiste  à  établir  l'équilibre  entre  les  quan- 
tités de  mouvement  perdues  ou  gagnées  à  chaque  instant  par  les  corps 
qui  composent  le  système  que  Ton  considère,  ce  qui  revient  à  dire  qu'il 
y  a  équilibre  entre  les  quantités  de  mouvement  qui  seraient  imprimées 
aux  corps,  s'ils  étaient  libres  et  soumis  uniquement  à  l'action  des  forces 
qui  leur  sont  immédiatement  appliquées,  et  les  quantités  de  mouvement 
qui  ont  efiTectivement  lieu  en  vertu  de  la  liaison  des  corps,  chacune  de 
ces  dernières  étant  prise  en  sens  contraire  de  sa  direction.  Mais  lés  for- 
mules générales  auxquelles  il  parvient  ne  pourraient  être  d'aucune  uti-* 
Kté,  par  l'impossibilité  de  les  résoudre.  Ce  n'est  qu'en  restreignant  re- 
tendue de  la  question  par  des  hypothèses  plus  ou  moins  admissibles  que 
l'on  a  pu  en  déduire  quelques  résultats  utiles  dans  la  pratique  et  con- 
formes à  l'expérience.  Celle  du  parallélisme  des  tranches  est  la  plus  gé- 
néralement adoptée,  et  elle  suffit  lorsqu'on  considère  le  mouvement  de 
l'eau  qui  s'échappe  par  un  orifice  infiniment  petit,  percé  dans  la  paroi 
d'un  vase  dont  la  forme  et  les  dimendons  sont  telles  que  l'hypothèse 
puisse  se  réaliser. 

Jusqu'alors  on  n'avait  pas  tenu  compte  de  la  cohésion  des  molécules 
entre  elles  et  de  la  résistance  qu'elles  éprouvent  de  la  part  des  parois  du  lit 
qui  les  contient.  Ce  n'est  cependant  qu'à  ces  forces  retardatrices  que  l'op 
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peut  attribuer  runifortnité  du  mouvement  qtie  l'on  obMl'vé  dans  là  nalUI*e^ 
et  qui  s'établit  dans  un  canal  ou  tUyail  dont  la  pente  et  la  sëctidtl  reâtëtit 
les  mêmes  ;  les  expériences  de  Tabbé^  Bossut  avaient  fait  sentir  la  néces- 
sité d'y  avoir  égard,  et  c'est  de  là  qUe  devait  dépendre  désoi'nidis  TëHacti-^ 
tude  des  calculs  de  Thydraulique  appliquée. 

Chezi  fut  le  premier  qui  introduisit  l'expression  de  ces  forces  dans  les 
formules  du  mouvement  (an.  1775),  et  il  les  considérîl  comnlé  J)I'0J)o^- 
tionnelles  à  la  longueur  de.  la  portion  du  lit  dans. laquelle  6n  coriisidèrë  té 
iriouvement,  au  périmètre  de  la  section  et  àu  carré  de  la  vitesse.  On  a 
reconnti  depuis  que  cette  fonction  de  la  vitesse  ne  représentait  pas  tous 
les  phénomènes. 

Dubuat  fut  conduit,  d'après  ses  expérieiices  (ftn  1779),  à  de»  résultais 
plus  satisfaisants;  mais  sa  formule,  plus  edmpliquée,  n'était  suscdptiMd 
de  s'appliqiiei'  qu'^iux  vitesses  qu'il  ftvait  observées. 

Il  était  réservé  à  Coulomb  de  prouver  pat*  îe  i-aisonnéinênt  et  {)àr  lé 
fait  que,  dans  les  mouvements  trés-Ielits,  bti  satisfaisait  auk  phéiloiriè' 
nés,  en  égalant  la  résistance  à  une  fonction  entière  et  Mionnelle  de  lit 
vitesse,  composée  de  deux  termes  seulement,  dont  l'uil  est  proportion-* 
nel  à  la  première,  et  l'Autre  à  U  deuxième  puissatidé  de  la  ^teiSë 
(an  1800). 

M.  Girard  appliqua  cette  idée  à  l'équation  du  mouvement  pour  iih 
courant  d'eau  (an  1803).  Mais  il  restreignit  l'usage  de  \à  formule,  eb 
supposant  que  le  coefficient  était  le  même  pour  les  deiix  puissances  de  \a 
vitesse. 

M.  de  i^rony,  reprenant  la  question  à  son  origine,  publia,  en  lâÔi, 
des  Recherches  physico-mathématiques  sur  la  théorie  des  éaûl  Cou- 
rantes, oix  l'on  trouve  un  exposé  complet  dés  formules  analytique^ 
qui  renferment  la  solution  générale  du  problème,  une  discussioti  apptô-^ 
fdridie  de  toutes  les  expérience^  âe  BOMttt,  Couplet  et  Dubuat^  et  Une 
application  heureuse  des  méthodes  d'iûterpolatidn  de  M.  de  La  Plaee  à  h 
détermination  des  valeurs  numériqtieë  des  coefflcients  {{u'on  fait  entrer 
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àtm  le?  ww^Hon»  iww  I^Mr  fsire  représenter  la  roesMre  p^^^pte  des  eCTets 


y  question  pfiraispiit  éppisé»,  et  Ton  6e  servait  avpc  une  jusjp  pop- 
p»A(Hi  des  forwmlM  d?  M.  dp  Prooy  pohf  réeoqdre  tpufes  Ips  questfoi»^ 
pratiques  relatives  au  mouvement  des  eaux  courantes. 

CependBntM,  Bélwger,  dans  ua  Mémoire  pécpmroenti(npri»îé  (ep  t  W, 
»  prOHVo  que  Von  pouvait  fairo  aveo  iiiccès  de  nouvellpGi  rechprclips  sur 
w  wuPt  intéressant, 

M.  de  Prony  n^avait  donné  que  la  solution  numérique  du  problème 
I^I^tjf  9u  fpouYpmept  uniformp  des  paux  courantes  ;  M.  Mélanger  a 
trouvé  celle  qui  ^'appliqop  m  mpiivpment  simplement  permanent. 

Ce  mouveinent  i)  pour  seule  condition  que  le  courant  est  déoomposabip 
en  filets  fluides,  invariables  de  formes  et  de  position,  dépensant  un  vo- 
lume d*eau  constant  pendant  Tunité  de  temps,  mais  dont  la  section»  et 
par  conséquent  la  vitesse,  peuvent  être  variables  d'un  point  à  un  autre 
d'un  même  filet  ;  tandis  que  dans  le  mouvement  uniforme  la  vitesse  et  la 
section  de  chaque  filet  en  particulier  est  constante.  * 

Les  derniers  travaux  entrepris  pour  la  distribution  de  l'eau  dans  les 
villes  ont  également  fait  sentir  la  nécessité  de  ne  plus  se  borner  à  étu- 
dier le  phénomène  de  l'écoulement  dans  un  tuyau  droit,  qui  reçoit  l'eau 
d'un  bassin  supérieur  et  la  transmet  dans  un  bassin  inférieur.  Si  cette 
eau  doit  être  portée  sur  un  grand  nombre  de  points,  et  par  un  système 
de  conduites  qui  s'embranchent  les  unes  sur  les  autres,  la  question  se 
complique,  et  d'autres  formules  deviennent  indispensables  pour  la  ré- 
soudre. 

M.  Bélanger  m'ayant  indiqué  une  manière  de  mettre  le  problème  en 
équation,  en  supposant  que  la  pression,  à  l'origine  de  chaque  branche- 
ment, est  la  même  pour  le  tuyau  principal  et  pour  le  tuyau  secondaire, 
nous  avons  entrepris  ensemble  une  suite  d'expériences  pour  apprécier 
l'erreur  dans  laquelle  cette  hypothèse  pouvait  nous  entraîner,  et  pour  cor 
riger  les  résultats  donnés  par  la  théorie. 
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Quelque  incomplet  que  soit  encore  ce  travail,  j'ai  cru  devoir  le  publier, 
afin  de  donner  une  méthode  suffisamment  approchée  pour  déterminer 
les  diamètres  d*un  système  de  conduites,  et  faire  éviter  des  tâtonne- 
ments qui  le  plus  souvent  entraînent  dans  des  dépenses  considérables  et 
inutiles. 

Une  considération  plus  puissante  m'a  encore  déterminé,  c'est  celle  de 
réveiUer  l'attention  de  MM.  les  ingénieurs  sur  cet  objet  important,  dans  un 
moment  où  l'on  exécute  partout  des  travaux  hydrauliques  qui  peuvent 
fournir  l'occasion  d'entreprendre  de  nouvelles  recherches. 

J'y  ai  joint  quelques  observations  sur  la  construction. des  canaux  et 
des  aqueducs,  le  jeu  des  pompes  et  des  machines  à  vapeur,  persuadé 
qu'en  rassemblant  ainsi  et  reproduisant  les  leçons  éparses  des  savants 
et  des  praticiens,  on  poun'ait  retirer  de  ce  travail  une  plus  grande 
utilité. 
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EXTRAIT. 


1)Ë  L'ÉTABLISSEMENT  DES  CAISAUX  DE  DÉRIVATION. 

1.  Les  différents  éléments  que  nous  avons  à  considérer  dans  rétablis- 
sement d'un  canal  sont  la  forme  du  lit^  ou  le  profil  en  travers^  le  volume 
d'eau  à  dépenser,  la  hauteur  qui  correspond  au  régime  uniforme,  la  vi- 
tesse et  la  pente.  Ces  éléments  sont  liés. entre  eux;  mais,  outre  les  consi- 
dérations analytiques  qui  influent  sur  leur  détermination,  il  en  est  d'autres, 
comprises  dans  le  domaine  de  la  physique,  sur  lesquelles  il  est  essentiel 
de  fixer  notre  attention. 

2.  La  section  du  lit  présente  ordinairement  la  forme  d'un  trapèze.  Le 
profil  en  travers  du  fond  est  horizontal  et  le  talus  des  côtés  est  de  un  et 
demi  à  deux  de  base  pour  un  de  hauteur,  suivant  la  nature  plus  ou  nioins 
résistante  du  sol.  La  largeur  du  fond  dépend  du  volume  d'eau  à  dépenser 
et  de  la  profondeur  du  courant.  Le  volume  d'eau  étant  connu,  ainsi  que 
la  vitesse,  plus  la  profondeur  sera  considérable,  moins  la  surface  supé- 
rieure du  liquide  sera  grande;  moins  aussi,  par  conséquent,  l'évaporation 
sera  forte,  et  plus  les  digues  devront  être  épaisses  pour  résister  à  la  poussée 
de  Teau  et  s'opposer  aux  filtrations.  On  ne  peut  guère  donner  moins  de 
1  mètre  de  laideur  au  fond  et  moins  de  50  centimètres  de  profondeur. 

3.  Le  volume  d'eau  qu'on  se  propose  de  faire  passer  par  le  canal  est 
toujours  connu;  si  la  source  excède  les  besoins,  il  suffit  d'augmenter  le 
volume  qu'ils  exigent  des  pertes  dues  à  l'évaporation  naturelle  et  aux  fil- 
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trations  à  travers  les  terres  qui  forment  le  lit  du  canal.  Ces  pertes  sont 
d'autant  plus  importantes  ^  que  Feau  est  la  richesse  même  qu'on  a  pour 
objet  d'exploiter.  L'évaporation  est  un  pjiénoippnp  co^tpe  )eq[)iel  l'art  n'a 
presque  aucune  prise;  ainsi  la  dépense  due  à  cette  cause  est  inévitable. 
M.  Halley  a  trouvé  ^  par  plusieurs  expériences ,  qu'il  s'évaporait  moyen* 
nement  2~~,7  de  hauteur  sur  une  surface  exposée  à  IJaîr  en  été,  pen- 
dant une  heure,  et  qu'en  général,  la  quantité  4*^âu  qui  s'évqpfre  dans 
une  année  est  à  celle  fournie  par  la  pluie  d^ns  le  rapport  de  5  à  9. 

Cette  quantité  de  pluie  varie  pour  les  diflTérents  pays.  C'est  ainsi  qu'on 
a  remarqué  qu'il  tombait  plus  de  pluie  dans  le  Midi  qu'au  Nord,  dans  les 
pays  élevés  que  dans  les  lieux  bas,  dans  les  pays  de  montagnes  que  dans 
les  plaines.  Il  résuite  d*un  grand  nprpbre  d'expériences  faites  par  des 
physiciens,  qu'on  doit  évaluer  à  sept  dixièmes  de  mètre  cube  la  quantité 
d'eau  qui  tombe  annuellement  sur  un  mètre  de  superficie  du  territoire 
français. 

Voici  le  résumé  de  ces  expériences  : 


Haut-Rhin 


in{ 


Lille. 

Metz 

Eure 

Paris , 

Plaiaes..,. 

Montagnes . 

Orne 

lUe-et-Vilâine 

Haute- Vienne 

Lyon*. 

Isère » 

Montpellier 
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i8 
i9 
28 
30 
20 
21 
2K 
29 
32 
28 


8 
4 
6 
i 

2 
6 


10* 


0,73 

0,6 

0,I$0 

0,53 

0,75 

0^81 

0,55 

0,57 

0,68 

0,79 

0,87 

0,77 


P,23 
0,69 


Le  noa]it]|re  moyen  des  jours  pluvieux ,  abstraction  faite  (les  cirpop- 
stances  locales  qui  ont  une  grande  ipfluence,  esf  de  lOSi  entre  le  43*  ef  le 
46*  degré  de  latitqde;  il  est  de  134  à  la  latitude  de  Paris.  Paqs  cette  psipi-* 
taie  et  à  Montmorency^  l'cvaporation  moyenne  annuelle  a  été  troi^v^e  par 
Sédileau  et  Cotte^  çle  32  pouces  1  lipe  (O'^^SÇS] ,  et  38  pouces  4  lignes 
(r,038). 
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.  Dans  la  France  méridionale^  MM.  Clausade  et  Pin  ont  reconnu  qu'en 
défaI(Ç[uant  l'effet  des  filtrations,  les  eaux  du  canal  de  Languedoc  et  lé 
bassin  de  Saint-Ferréol  perdent  par  an  de  336  à  360  lignes. 

La  deuiième  cause  de  dépense  est  celle  qui  a  lieu  par  les  filtrations.  Si 
le  canal  doit  être  ouvert  dans  une  terre  franche  ou  dans  un  sable  fin  et 
profond,  les  pertes  d'eau  sont  peu  considérables  et  elles  diminuent  ordi- 
nairement de  jour  en  jour.  Mais  lorsqu'on  rencontre  1^  gros  sable  et  le 
grarier,  des  terres  remplies  de  pierrailles,  des  rochers  cobtertô  par  une 
cottchë  peu  épaisse  de  terre  végétale  et  pleins  de  flsj3ures,  etc.,  on  est 
obligé  de  former  des  revêtements  intérieurs  en  terre  franche,  ou  mieux  en* 
core  en  argile  mélangée  de  sable,  en  donnant  plus  d'étendue  aux  déblais; 
quelquefois  on  place  des  borrois  en  terre  glaise  dans  l'épaisseur  des  digues, 
et  si  ces  différents  tlioyens  ne  réussissent  pas,  on  construit  le  canal  slVeô 
murs  de  soutènement  et  radier  général  en  maçonnerie  de  moellon,  dans 
»  laquelle  toute  la  paroi  intérieure  mouillée  par  Teau,  et  sur  30  centimètres 
d'épaisseur  seulement,  serait  faite  en  mortier  de  chaux  hydraulique.  On 
vdit  d'après  cela  qu'on  peut  toujours  diminuer,  si  ce  n'est  détruire  entiè- 
rement, les  pertes  d'eau  dues  aux  tiltrations.  Il  sera  donc  indispensable 
d'y  avoir  égard  dans  le  calcul  du  volume  d'eau  à  dépenser. 

4.  Ce  volume  une  fois  déterminé,  le  second  élément  de  calcul  à  consi- 
dérer est  la  vitesse  qu'il  convient  d'assigner  au  courant. 

Moins  la  vitesse  est  grande,  plus  l'eau  met  de  temps  à  parcourir  un  es- 
pace donné^  et  plus  il  y  a  de  pertes  produites  par  les  flltrations  et  l'évapo^ 
ration.  Au  contraire,  quand  la  vitesse  est  considérable,  l'eaU  choque  tous 
les  obstacles  qu'elle  rencontre  avec  une  plus  grande  quantité  de  mouve- 
ment ;  aussi  ronge-t-elle  alors  plus  aisément  les  bords,  et  produit'^lle 
dans  le  fond  du  canal  des  affouillements  plus  ou  moins  considérables^  sui-^ 
vaut  la  nature  plus  ou  moins  résistante  du  sol.  Dans  ce  bas,  on  est  obligé 
de  réparer  souvent  le  canal,  d'arrêter  les  eaux,  et  par  conséquent  d'en 
suspendre  l'effet  utile. 

On  voit  qu'entre  les  vitesses  extrêmes,  il  est  un  terme  moyen,  le  pltts 
avantageux  possible,  qui  dépend  beaucoup  de  la  nature  des  terriiins  que 
doit  traverser  le  canal  et  de  la  masse  des  eaux  qui  l'alimehteilt.    . 

Si  le  canal  doit  porter  des  eaux  salubres,  il  faut  de  plus  que  la  vitesse 
soit  assez  grande  pour  qu'elles  n'acquièrent  pas  de  qualités  mali^aines  par 
leur  stagnation  dans  les  bassins  et  la  lenteur  de  leur  renouvellement* 
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Les  eaux  pluviales  et  toutes  celles  qui  sont  courantes  contiennent  une 
certaine  quantité  d'oxygène  qui  se  renouvelle  par  le  contact  de  Tair; 
mais  si  ces  eaux  viennent  à  être  renfermées,  si  elles  séjournent  dans  des 
bassins  où  elles  ne  se  renouvellent  que  lentement,  il  arrive  qu*au  bout 
d'un  certain  temps  la  quantité  d'oxygène  diminue.  Les  matières  animales 
et  végétales  que  les  eaux  tiennent  en  dissolution  se  décomposent;  alors 
elles  sont  fades  et  insalubres.  C'est  dans  l'été,  lorsque  les  eaux  coulent 
avec  peine  sur  un  lit  fangeux  et  tapissé  d'herbes  marécageuses,  que  cette 
cause  produit  son  plus  grand  effet.  On  a  trouvé  qu'une  vitesse  de  35  cen- 
timètres par  seconde  était  indispensable  poin*  entretenir  la  salubrité  des 
eaux.  Toutes  les  fois  que  cette  vitesse  existe,  la  fermentation  ne  peut  pas 
s'établir,  et  les  eaux  n'ont  pas  besoin  d'être  purifiées  par  le  charbon,  qui 
jouit  de  la  propriété  particulière  d'absorber  les  gaz  délétères. 

5.  Lorsque  le  volume  et  la  vitesse  sont  déterminés,  ainsi  que  la  figure 
transversale  du  lit,  on  en  conclut  la  pente  au  moyen  de  la  formule  du 
mouvement  uniforme. 

6.  Le  canal  de  l'Ourcq  devant  servir  à  l'établissement  d'une  nouvelle 
navigation  entre  la  partie  supérieure  de  la  rivière  d'Ourcq  et  la  ville  de 
Paris,  et  former  en  même  temps  un  aqueduc  qui  pût  conduire  des  eaux 
salubres  dans  cette  capitale,  on  dut  régler  sa  pente,  son  profil  et  la  vitesse 
des  eaux,  de  manière  à  ce  que  ces  deux  conditions  fussent  remplies* 

Le  canal  de  l'Ourcq,  considéré  comme  navigable,  devait  avoir  une  sec- 
tion transversale  et  une  profondeur  d'eau  qui  permissent  la  navigation  de 
bateaux  proportionnés  à  ceux  employés  déjà  sur  les  canaux  avec  lesquels 
il  devait  communiquer.  Mais,  considéré  comme  aqueduc,  la  pente  ne 
pouvait  pas  être  distribuée  en  différents  ressauts  rachetés  par  des  écluses 
à  sas  ;  il  fallait  obtenir  un  écoulement  continu  et  uue  vitesse  telle  cependant 
que  les  bateaux  pussent  naviguer  facilement  à  la  remonte. 

Cette  vitesse  moyenne,  pour  assurer  la  salubrité  des  eaux,  devait  être  au 
moins  de  35  centimètres  par  seconde,  ou  de  43  centimètres  environ  à  la 
surface. 

La  pente  est  réglée  à  0'»,0001  ; 

La  largeur  du  canal  à  3*^,50  au  niveau  du  plafond  avec  des  talus  de 
un  et  demi  de  base  sur  un  de  hauteur  (pi.  I,  fig,  2)  ; 

Le  volume  d'eau  à  dépenser  était  d'ailleurs  de  259,136''"^*''**,55  en 
vingt-quatre  heures,  ce  qui  revient  à  2"-^-,999  par  seconde. 
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D'après  ces  données^  on  a  : 

i=3,5+3fc, 

_Q_     2,999 


1=0,0001. 

Si  l'on  substitue  pour  Xj^  ^t  t;  leurs  valeurs  en  h  dans  l'équation  du 
mouvement  uniforme,  on  trouvera,  après  un  petit  nombre  de  tâtonne- 
ments, que  cette  équation  est  satisfaite  approximativement  par  h  =  l'^BO; 
c'est-à^lire^ue  la  hauteur  du  régime  uniforme  est  de  i'^ybO  :.  ce  qui 
donne  pour  la  vitesse  0",34T7. 

On  voit  que  cette  vitesse  est  faible,  et  qu'il  faudrait  adopter  une  pente 
un  peu  plus  forte. 

7.  On  avait  proposé,  dans  l'origine,  de  distribuer  la  pente,  non  pas 
uniformément,  mais  suivant  la  loi  représentée  par  le  rapport  des  coor* 
données  de  la  courbe  funiculaire.  D'après  ces  principes,  une  partie  du 
canal  est  creusée  sur  une  pente  de  O'^YOOOOOiS  par  mètre,  et  l'autre  sur 
une  pente  de  0*,000i230;  il  s'ensuit  que,  dans  la  réalité,  la  vitesse  est 
encore  moindre,  et  que  les  eaux  doivent  perdre  de  leur  qualité,  surtout  en 
été,  où  la  diminution  du  volume  augmente  encore  les  causes  d'insalubrité. 
On  ne  doit  compter,  d'après  l'expérience  de  plusieurs  années,  que  sur 
i^^'^bbb  par  seconde,  au  lieu  de  2*^*®*  ,999,  qui  ont  servi  de  base  à  la  dé- 
termination des  dimensions  du  canal. 

8.  La  pente  est  quelquefois  déterminée  par  les  localités,  lorsqu'il  s'agit» 
par  exemple,  de  conduire  les  eaux  d'une  source  sur  le  point  culminant 
d'une  ville;  quelquefois  on  peut  l'augmenter  ou  la  diminuer  dans  de  cer- 
taines limites,  lorsqu'il  s'agit  de  dériver  simplement  les  eaux  d'une  rivière, 
et  que  remplacement  de  la  prise  d'eau  n'est  pas  fixé  d'avance.  Nous  ve- 
nons de  voir  que  le  minimum  qu'on  peut  lui  donner  doit  correspondre  à 
une  vitesse  de  0'',32  à  0*,35  par  seconde  ;  ainm,  par  exemple,  la  pente  doit 
être  d'environ  1  décimètre  par  kilomètre  lorsque  le  rayon  moyen  du  cou- 
rant est  de  50  centimètres. 

9.  Nous  ne  nous  étendrons  pas  davantage  sur  ce  qui  concerne  la  con- 

2«p.  4, 
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struction  des  canaux.  Ce  n'est  que  dans  les  ouvrage»  du  l'cln  iraîte  apétsia- 
lement  de  cet  objet  que  Ton  peut  entrer  dans  tous  les  détails  que  de  sem- 
blables projets  exigent  ^ 

Le  nivellement,  et  le  tracé  d'un  canat  étant  arrêtés,  on  le  creuse  en 
commençant  par  l'endroit  où  il  doit  aboutir,  et  en  remontant  successive- 
ment jusqu'au  point  de  partage  ou  de  la  prise  d'eau. 

Suivant  les  qualités  du  terrain  que  le  canal  traverse,  on  emploie  les  dif- 
férents moyens  que  l'art  suggère  et  que  nous  avons  indiqués  ci-dessus, 
pour  s'opposer  aux  filtrations. 

On  rencontre  quelquefois  des  ruisseaux,  des  sources  dont  il  peut  conve- 
nir de  ne  pas  recevoir  les  eaux  dans  le  canaL  Alors  on  établit  de»  aqueducs^ 
suivant  que  le  local  l'exige,  pour  en  éviter  la  rencontre. 

Enfin,  on  peut  être  forcé  de  franchir  un  ravin  profond,  une^rivière  eoii- 
sîdérable  :  on  construit  dans  ce  cas  le  canal  en  maçonnerie,  et  on  le  wf)^ 
porte  par  un  pont  à  un  ou  plusieurs  rangs  d'arcades,  suivant  la  faautear  à 
laquelle  il  faut  l'élever  pour  conserver  sa  pente. 

DE  L'ÉTABLISSEMENT  DES  AQUEDUCS. 

10.  Les  aqueducs  en  maçonnerie  doivent  être  préférés  toutes  les  foie  <fite 
le  volume  d'eau  dont  on  peut  disposer  est  peu  considérable. 

il.  Quoique  leur  pente  doive  être  réglée  de  manière  à  donner  à  l'esii 
une  vitesse  déterminée,  le  tracé  diffère  essentiellement  de  celui  <f  im  ca^ 
nal.  L'eau  étant  renfermée  dans  une  cunette  en  maçonnerie,  on  peut  plctt 
facilement  s'enfoncer  dans  la  terre,  percer  une  montagne,  taitter  lès  ro^ 
chers,  s'élever  au-dessus  du  sol  dans  les  vallées  profondes,  en  le  aooténâal 
sor  un  mur  ou  sur  bb  pont  formé  d'un  ùtt  de  plusieurs  rangs  d'areades. 

i2.  Ainsi  les  aqueducs  sont  souterrains  ou  apparents. 

Les  premiers  se  composent  ordinairenient  d'une  simple  cunettè  en  wâ^ 
çennerie,  fermée  par  un  radier,  deux  nnirs  ktér^ux  ou  pieds-droitsy  et  nM 
eonverture  en  plate-bande  ou  cintrée  (pi.  i,  %.  3,  4,  5). 

Len  seconds  se  composent  également  d'une  cunette  en  maçoaneiw^ 
mtfis  ette  est  soutenue,  pour  conserver  la  pente,  sur  \m  massif  en  BoaçMe 

*  Voyez  le  Devis  général  du  canal  de  VOurcq^  par  P.-S.  Girard;  Paris,  1S06;  les  JMyMsa 
iur  Us  canaux  de  navigationj  par  M.  Gauthey  ;  Paris»  1316,  etc. 
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nerie,  lorsque  l'élévadon  au-dessus  du  sol  n'est  que  de  deux  à  trois  mètres^ 
et  sur  un  ou  plusieurs  rangs  d'arcades^  lorsque  Télévation  augmenté. 

15.  La  cunette'se  construit  toujours  en  maçonnerie. de  moellons.  ^ ,  posés 
à  bains  de  mortier,  de  manière  à  ce  qu'il  ne  se  trouve  absolument  aucun 
vide  entre  les  pierres.  On  emploie  des' moellons  esmillés  à  l'extérieur; 
mais  dans  l'intérieur,  on  choisit  de  petits  moellons,  et  l'on  n'épargne  pas 
le  mortier,  afin  de  former  une  masse  absolument  imperméable  dans  la- 
quelle il  ne  puisse  se  faire  aucune  filtration  (pi.  I,  tig.  6). 

14.  La  partie  du  parement  intérieur  qui  doit  être  mouillée  se  recouvre 
d'une  première  couche  de  ciment  de  5  centimètres  d'épaisseur,  composé 
de  chaux,  de  sable  fin,  et  de  briques  presque  pulvérisées.  Quelquefois  on 
augmente  l'épaisseur  de  la  couche  sur  le  fond,  qui  est  creusé  en  arc  de 
cercle,  et  on  lui  donne  de  8  à  16  centimètres.  Cette  première  couche  de 
ciment  ou  crépi  est  ensuite  recouverte  d'une  seconde  couche  d'un  enduit 
très-fin,  d'un  millimètre  d'épaisseur. 

i^.  Dans  les  parties  apparentes,  les  murs,  les  pieds-droits  et  les  arcades 
peuvent  être  construits  en  pierres  de  taille  ou  en  moellons,  suivant  l'im- 
portance du  monument. 

i6.  Nous  ne  donnerons  pas  les  dimensions  des  différentes  parties  des 
ouvrages  qui  entrent  dans  la  composition  d'un  aqueduc,  parce  qu'elles 
dépendent  de  la  nature  du  terrain  sur  lequel  il  doit  être  étaUi,  des  rési- 
stances qu'elles  ont  à  opposer  suivant  qu'elles  sont  plus  ou  moins  enfoncées 
dans  terre  ou  élevées  au-dessus  du  sol,  que  l'ouverture  des  arcades  est  plus 
grande,  et  que  le  volume  d'eau  à  porter  est  plus  considérable. 

Nous  dirons  seulement  que  dans  les  aqueducs  souterrains,  lorsque  le 
fond  est  bon,  et  qu'il  n'y  a  pas  plus  d'un  mètre  d'épaisseur  de  terre  sur  la 
voûte,  on  donne  au  radier  0",325  d'épaisseur,  non  compris  la  couche  en 
béton,  qui  a  toujours  de  8  à  16  centimètres,  aux  murs  latéraux  do  0*^,50  à 
Q°',65,  et  0",325  à  la  clef  de  la  voûte. 

La  grandeur  dans  œuvre  dépend  évidemment  du  volume  d'eau  à  porter 
et  de  la  pente,  mais  on  ne  donne  guère  jamais  moins  de  1  mètre  de  lar- 
geur sur  2  mètres  de  hauteur,  pour  permettre  de  les  visiter  sur  toute  leur 
longueur. 

'  Les  prescriptions  de  M.  Genieys  nous  paraissent  beaucoup  trop  absolues,  tout  systènaç  qui 
donne  une  cunette  étanche  est  bon;  c'est  à  Tingénieur  à  choisir  celui  qui  convient  le  mieux, sui* 
vant  les  ressources  dont  il  dispose  et  suivant  les  circonstances  locales.  J.  D. 
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Dans  les  aqueducs  apparents^  le  massif  en  maçonnerie  qui  porte  la  eu- 
nette  a  une  épaisseur  qui  dépend  de  celle  de  la  cunette.  Dans  Thypotbièse 
que  nous  avons  adoptée,  où  le  vide  intérieur  serait  de  1  mètre,  l'épais- 
seur pourrait  être  de  2  mètres  lorsque  Télévation  au-dessus  du  sol  ne  se-- 
rait  que  de  2  mètres  à  2"',  50.  Si  elle  augmente,  on  emploie  alors  un  ou 
plusieurs  rangs  d'arcades,  et  c'est  de  l'élévation  totale  que  dépend  la  lon- 
gueur des  piles,  parce  qu'on  forme  des  retraites  à  la  naissance  de  chaque 
rang  (pi.  II). 

17.  Lorsque  le  vallon  qu'il  faut  traverser  a  une  grande  profondeur,  et 
que  le  nombre  de  rangs  d'arcades  nécessaires  pour  conserver  la  pente  de- 
vient  trop  considérable  S  on  peut  remplacer  ces  constructions  par  des 
tuyaux  en  fonte  ou  en  plomb,  pourvu  qu'ils  ofl&*ent  une  résistance  propor- 
tionnée à  la  pression  de  l'eau.  On  leur  fait  dessiner  le  contour  de  la  vallée 
en  les  soutenant,  sur  les  côtés,  par  des  arcs  rampants,  et  au  milieu  par  un 
pont  ordinaire,  qui  porte  alors  le  nom  de  pont  à  siphon.  On  place  sur  les 
deux  hauteurs,  aux  extrémités,  des  réservoirs  :  l'eau  descend  de  l'un  pour 
remonter  dans  l'autre  à  un  niveau  qui  dépend  de  la  perte  de  chaîne  due 
aux  frottements. et  à  l'accélération  de  la  vitesse  de  l'eau  dans  la  conduite, 
suivant  que  l'ouverture  des  tuyaux  dififère  plus  ou  moins  de  la  section 
vive  du  courant  dans  l'aqueduc. 

il  existe  à  Gènes  un  pont  à  siphon,  dit  délie  Arcate^  qui  traverse  la 
vallée  du  torrent  GeivatOy  portant  leà  eaux  de  la  coUine  de  Molassana  à 
celle  de  Pino  (pi.  III). 

L'embouchure  du  siphon  est  plus  élevée  que  la  sortie  de. 7", 43,  et  la 
distance  horizontale  de  ces  deux  points  est  de  668°',65. 

La  partie  inférieure  du  siphon  se  trouve  au-dessous  de  son  embouchure 
de  SO^yOa,  et  de  sa  sortie  de  42",49. 

La  conduite  suit  la  courbure  du  pont,  sur  lequel  elle  est  couchée,  et  se 
compose  de  tuyaux  en  fonte,  dont  la  longueur  varie  depuis  0^,87  jusqu'à 
0",75,  y  compris  0",065  d'embottement.  Le  diamètre  est  de  0",37,  et 
l'épaisseur  de  la  paroi  de  0'',02. 

On  a  eu  soin  de  placer  dans  la  partie  inférieure  deux  tuyaux  à  tubulure, 
destinés  à  décharger  les  eaux  dans  le  cas  qu'on  dût  mettre  le  siphon  à  sec  ; 

*  En  ce  qai  concerne  les  ponts-aqueducs,  les  ponts  à  siphon  et  les  souterazzi^  nous  ne  parta- 
geons nullement  Topinion  de  U,  Genieys,  et  nous  ne  pouvons  que  renvoyer  au  chapitre  X  de  la 
première  partie.  J.  D. 
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et  dans  la  partie  supérieure,  près  de  Tembouçhure,  deux  tuyaux  de  même 
forme,  pour  faciliter  Tintroduction  de  l'eau,  en  dounant  une  issue  à  Tair. 

L'eau,  avant  de  s'introduire  dans  lé  siphon,  est  versée,  par  l'aqueduc 
qui  précède,  dans  un  bassin,  qui  a  à  son  milieu  une  grille  en  fer,  destinée 
à  retenir  les  rameaux,  feuillages  et  autres  matières  qui  pourraient  obstruer 
le  siphon/ 

Ce  bassin  a  un  reversoir  placé  à  1  mètre  au-dessus  du  centre  de  Tem- 
bouchure  du  siphon,  de  manière  que  lorsque  l'eau  est  le  plus  abondante, 
]a  charge  totale  en  vertu  de  laquelle  s'opère  le  mouvement  peut  être  de 
8«,43. 

Dans  ce  cas,  la  dépense  d'eau  est  de  696"'^, 16  par  heure. 

L'aqueduc  de  Gênes  a  28,260  mètres  de  longueur!  On  ne  lui  avait 
d'abord  donné,  en  1293,  que 7,786  mètres  de  développement^  mais  on 
l'a  successivement  augmenté  depuis,  pour  recueillir  de  nouvelles  sources. 
La  construction  du  pont  à  siphon  date  de  1782. 

18.  Si  la  longueur  de  la  vallée  est  très-grande,  on  peut  former  plu- 
sieurs conduites  en  siphon,  en  élevant  des  massifs  en  maçonnerie  ou 
pilastres  pour  soutenir  autant  de  cuvettes  placées  à  des  hauteurs  diffé- 
rentes, eu  égard  à  la  perte  de  charge  nécessaire  pour  vaincre  les  frotte- 
ments dans  les  tuyaux.  L'eau  descend  du  réservoir  qui  termine  la  pre- 
mière partie  de  l'aqueduc  sur  le  revers  du  coteau  et  remonte  par  une 
conduite  verticale  dans  la  première  cuvette  ;  elle  redescend  ensuite  et 
remonte  dans  la  deuxième,  et  ainsi  de  suite,  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  parve- 
nue dans  le  réservoir  placé  sur  le  revers  opposé  du  coteau  et  formant 
l'origine  de  la  seconde  partie  de  l'aqueduc.  On  place  des  ouvertures  au 
sommet  des  piles,  afin  de  donner  une  issue  à  l'air,  qui,  sans  cela,  pourrait 
gêner  le  mouvement  de  l'eau  dans  les  tuyaux  de  conduite,  ainsi  que  nous 
le  verrons  plus  particulièrement  lorsque  nous  parlerons  de  ce  mode 
d'écoulement. 

C'est  sur  ce  principe  que  sont  construits  les  souterazi  près  de  Constanti- 
nople,  ainsi  que  Ta  observé  le  général  Ândréossy  \ 

19.  On  peut  employer  un  moyen  semblable  pour  traverser  une  rivière, 
un  torrent,  sur  lesquels  la  construction  d'un  pont  serait  difficile  ou  trop 
dispendieuse.  La  conduite  se  compose  alors  de  tuyaux  en  plomb  ou  de 

*  Voyez  son  ouvrage  sur  le  Bosphore. 
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tuyaux  9n  fonte  liés  par  des  articulations  ou  genoux  qui  leur  permettent 
de  prendre  un  mouvement  dans  le  sens  vertical,  et  de  s'appliquer  entiè-- 
rement  sur  le  fond  du  lit. 

20.  On  a  retrouvé  dans  le  fond  du  Rhône  une  conduite  en  plomb, 
posée  du  temps  des  Romains ,  qui  traversait  ce  fleuve  depuis  la  ville 
d'Arles  vers  Trinquetaîlle,  sur  une  largeur  de  90  toises  et  à  une  profon- 
deur de  6  à  7  toises.  Cette  conduite  était  composée  de  tuyaux  de  plomb 
de  5  à  6  pouces  de  diamètre,  et  de  4  lignes  environ  d'épaisseur,  soudés 
tout  au  long  au  moyen  d'une  lame  de  plomb  de  pareille  épaisseur,  et 
réunis  par  des  ajutages  de  pareille  matière,  de  toise  en  toise,  formant  un 
bourrelet.  Cette  conduite  n'avait  pas  besoin  de  genoux,  vu  la  flexibilité 
de  la  matière  employée  ^ 

21 .  Nous  venons  de  voir  comment  on  pourrait  faire  traverser  une  vallée 
par  une  conduite  d'eau  sans  construire  un  aqueduc,  mais  il  n'est  pas 
moins  important  quelquefois  de  lui  faire  franchir  une  colline  sans  être 
obligé  de  la  contourner  ou  de  la  percer.  Il  est  un  cas  où  l'on  peut  produire 
l'écoulement  de  l'eau  avec  un  siphon  ;  c'est  lorsque  la  colline  n'a  pas 
32  pieds  au-dessus  du  niveau  de  Teau  dans  la  vallée  où  se  trouve  la  source 
alimentaire  ou  le  réservoir.  Concevons  un  tuyau  qui ,  plongeant  dans 
l'eau  de  la  vallée,  s'élève  en  rampant  jusqu'au  sommet  de  la  colline»  et 
redescende  sur  la  pente  opposée.  Pour  amorcer  ce  siphon,  on  fermé  ses 
deux  extrémités,  et,  au  lieu  de  faire  le  vide,  on  le  remplit  d'eau  par  une 
ouverture  pratiquée  dans  la  partie  supérieure.  On  ferme  cette  ouverture; 
on  débouche  ensuite  les  deux  extrémités,  et  l'écoulement  s'établit  jusqu'à 
ce  que  Feau  de  la  vallée  soit  épuisée,  ou  que  la  plus  courte  brancfajs  du 
siphon  ne  plonge  plus  dans  l'eau,  ou  enHn  que  le  niveau  se  soit  abaissé  de 
plus  de  10  mètres  au-dessous  du  sommet  de  la  colline. 

Il  y  a  une  attention  à  avoir  lorsqu'on  emploie  un  siphon  d'un  diamètre 
un  peu  grand,  c'est  que  l'air  peut  s'introduire  dans  l'une  des  colonnes, 
filer  le  long  des  parois,  et  parvenir  dans  la  partie  supérieure  où  il  opère 
une  solution  de  continuité,  et  par  suite  fait  ce^er  l'écoulement.  Pour 
éviter  cet  inconvénient,  jl  faut  tenir  l'extrémité  de  la  branche  par  laquelle 
s!écoule  le  liquide,  plongée  dans  le  bassin  de  distribution,  au-dessous  du 
niveau  de  l'eau,  et  placer  au  sommet  une  ventouse  ou  reversoir  d'air  que 
nous  décrirons  plus  tard. 

•  Traita  de  la  construction  des  chemins^  par  Gauthey,  page  125.  Pari^. 
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2)1.  Les  fl^nddues  apparents  ont  Quelquefois  une  largeur  àsse2  Considé- 
rable pour  permettre  aux  voitures  d'en  parcourir  la  longueur  èur  tiîié 
chaussée  publique  qu'on  ménage  sur  l'édifice  à  la  hauteur  convenable.  Tel 
est  Faquedue  construit  dans  la  plaine  de  Bue,  pour  amener  des  eaiii  à  VeN 
sailles.  Dans  les  cas  semblables,  l'aqueduc  offre  l'avantagé,  non-seulement 
de  faire  franchir  à  l'eau  leJ9  vallons  qui  séparent  les  montagnes,  mais  en- 
core de  faciliter  lès  communications  de  l'un  à  l's^tutre.  Lorsqu'il  arrive 
qu'un  aqueduc  souterrain  doit  passer  sous  la  voie  publique,  il  faut  proté- 
ger le  conduit  par  une  maçonnerie  très-forte.  La  même  précaution  doit 
être  prise  dans  le  cas  où  l'eau  coule  dans  de3  tuyaux  de  conduite  qui  pas- 
sent sous  les  grands  chemins. 

On  évite  par  là  les  fuites  d'eatr  qui  seraient  dues  à  l'ébranlement  pro- 
duit par  les  voitures,  et  l'on  peut  faire  les  réparations  sans  raterï*omf)re  lé 
passage. 

25.  La  vitesse  de  l'eau  dans  un  âqueduë  doit  être  réglée  d'après  les 
mêmes  principes  que  lorsqu'elle  coule  dans  un  canal.  Setrlement,  comme 
elle  ne  peut  pas  dissoudre  les  parois  et  contracter  une  saveur  désagréable, 
ni  les  dégrader  par  le  frottement,  il  s'ensuit  qu'on  peut  faire  varier  la  vi- 
tesse dans  des  limites  plus  étendues. 

24.  Quand  on  n'est  gêné  par  aucune  condition  particulière,  il  est  con- 
venable de  laisser  plus  de  pente  pour  que  l'eau  coule  rapidement.  Maià  il 
est  essentiel  quelquefois  de  ne  pas  perdre  inutilement  une  partie  de  la 
hauteur,  lorsqu'il  s'agit  surtout  de  conduire  les  eaux  dans  une  tille,  afin 
qu'elles  puissent  être  distribuées  dans  les  quartiers  les  plus  élevés,  ou  re- 
cueillies dans  des  réservoirs  supérieurs,  soit  pour  en  tirer  des  cascades, 
soit  pour  arrêter  les  progrès  des  incendies,  soit  pour  leur  conserver  une 
plus  grande  force  motrice,  etc. 

25.  Les  Romains  avaient  donné  à  la  plupart  de  leurs  aqueducs  une 
pente  telle  que  la  vitesse  de  leurs  eaux  devait  être  de  plusieurs  mètres  par 
seconde  ;  mais  à  cette  époque,  l'hydraulique  n'était  pas  assei  avancée  pour 
que  des  principes  sûrs  servissent  à  la  détermination  de  cette  vitesse.  Fron- 
tin  remarque,  dans  son  Commentaire  sur  les  aqueducs  de  Rome,  écrit  vers 
l'an  97  de  l'ère  vulgaire,  que  les  premiers  Romains  conduisaient  les  eaux 
à  une  élévation  trop  faible,  soit  qu'ils  n'eussent  pas  porté  l'art  de  niveler 
à  sa  perfection,  soit  qu'ils  aimassent  mieux  enfouir  les  conduits,  de  crainte 
qu'ils  ne  fussent  coupés  par  l'ennemi,  dans  un  temps  où  ils  étaient  conti- 
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nuellement  en  guerre  avec  leurs  voisins  ' .  Il  est  aus»  probable  que  les 
Romains  eurent  Tintention  de  faire  couler  l'eau  de  leurs  aqueducs  avec 
une  vitesse  à  peu  près  égale  à  celle  des  eaux  vives  que  la  nature  répandait 
avec  abondance  autour  d'eux,  et  qu'ils  durent  adopter  pour  cela  des  règles 
pratiques  que  l'expérience  leur  suggéra.  . 

26.  Les  grands  travaux  hydrauliques  exécutés  sous  Louis  XIV,  pour 
l'embellissement  de  Versailles,  ne  se  recommandent  pas  par  un  grand 
but  d'utilité  publique  ;  mais  ils  ont  eu  le  précieux  avantage  de  fournir 
l'occasion  de  perfectionner  les  méthodes  de  nivellement;  de  présenter  une 
application  des  premières  découvertes  sur  la  pesanteur  de  l'air,  la  pression 
des  liquides,  lès  phénomènes  de  leur  écoulement,  et  de  fournir  les  moyens 
de  faire  des  expériences  qui,  plus  tard,  ont  servi  de  base  à  des  théories  plus 
parfaites  et  plus  rigoureuses. 

27«  On  fit  couler  les  eaux  avec  moins  de  vitesse  et  l'on  perdit  le  moins 
possible  de  là  hauteur  de  charge,  soit  pour  recueillir  les  eaux  les  moins 
élevées,  soit  pour  augmenter  l'effet  hydraulique,  une  fois  qu'elles  étaient 
arrivées  à  leur  destination. 

28.  Afin  de  présenter  à  cet  égard  un  terme  de  comparaison,  nous  allons 
réunir  dans  un  tableau  les  pentes  de  quelques  rivières,  celles  des  diffé- 
rentes rigoles  qui  alimentent  les  points  de  partage  de  plusieurs  canaux  de 
navigation,  «t  des  aqueducs  tant  anciens  que  modernes. 

'  Comfnentaire  de  S.-/.  FronHn  iur  Ut  aqueducs  de  Borne,  traduit  par  Rondelet.  Paris, ISSU. 
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TalilMUi  de  qvelqaM  expérioneM  telles  sur  le  monveoMnl  de* 
dADfl  Io0  rivières  elcanaviL. 


Iles 


DESIGNATION 

des 

BintREfl,  CAMIUX,  MGOLSg 

et  aqueducs. 


Tibre, 
Seine. 


PENTE 

par  kiiomèire, 

eiprimée 

en 

milliroètros. 


Loire 

Rhône,  à  Arles. . . , 
—     à  Bamaire. 


Durance. 


Rigole  de  Saint-Privé  (canal  de 
Briare) 

—  de  Courpalet  (canal  d'Or- 

léans)  

—  du  canal  du  Centre.  • . . 


Canal  de  TOurcq . 


Aqueducs  de  Rome , 


Aqueduc  de  Nîmes  (pont  du 
Gard) 

—  du  Mont  Pyla  (à"Ly on) 

—  de  Metz 

—  d'Arcueil 

—  de  Trappes 

—  de  Roquencourt .... 

—  de  Maintenon 

—  deCaserle , 

—  de  Montpellier. .... 

Aqueduc  de  ceinture  de  Paris,  ' 
pour  la  distribution  des  eaux 
de  rOurcq 


125,00 
382,00 


77,90 

35,30 
277,80 

62,50 

123,60 
1543,32 
2315,00 

400,00 
1666,67 
1003,43 
416,70 
125,00 
294,12 
210,00 
208,30 
289,00 

0,00 


VITESSE 

par 
seconde. 


1,00 

0,78 

1,30 
1,46 
2,60 

2,60 


0,09 
»> 

0,375 

0,540 

D 
» 

0,61 
0,90 
0,85 
» 
0,54 

0,41 
0,22 


OBSERVATIONS. 


A  Rome,  pendant  les  basses  eaux. 

I  Observation  faite  par  M.  de  Chezy, 
entre  Surênes  et  Neuilly,  la  hauteur 
sur  rétiage  étant  de  1",26. 

Dans  les  basses  eaux.    . 

Même  époque. 

Vitesse  ordinaire  depuis  Sisteron 
jusqu'à  Tembouchure,  la  hauteur  des 
eaux  sur  Tétinge  ne  dépassant  pas 


')    La  vitesse  a  été  calculée  en  suppo- 
'  sant  une  hauteur  d'eau  de  1»,50. 

Id. 


Vitesse  calculée  d'après  la  formule. 
Id. 
Id. 

D'après  une  expérience  de  Picard. 


D'après  la  formule. 

Le  fond  de  l'aqueduc  est  de  ni- 
veau^ et  l'eau  coule  en  vertu  de  la 
pente  qui  s'établit  à  la  surface. 


29.  L'aqueduc  de  Nîmes,  mentionné  dans  le  tableau  précédent,  était 
destiné  à  amener  dans  cette  ville  les  eaux  des  fontaines  d'Eure  et  d'Âiron, 
situées  au  levant  et  au  bas  de  la  ville  d'Uzès^  où  il  commençait.  On  peut 
2«p.  5 
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juger  de  la  longueur  de  son  développement  et  de  son  importance  par  les 
parties  qui  restent  encore.  Le  pont  du  Gard,  considéré  seul,  est  un  des 
plus  grands  monuments  que  les  Romains  aient  construits  dans  les  Gaules. 
Il  est  confiposé  de  trois  rangs  d'arcades  superposés.  Le  premier  rang,  sous 
lequel  passe  le  Gardon,  est  formé  par  six  arches;  le  second  en  a  onze,  et 
le  troisième  trente-cinq.  C'est  au-dessus  du  troisième  rang  qu'était  établi 
le  canal  dans  lequel  coulaient  les  eaux,  qui  traversaient  cette  vallée  à  plus 
de  48  mètres  au-dessus  des  basses  eaux  de  la  rivière. 

La  longueur  du  monument,  au  niveau  de  la  cymaise,  qui  couronne  le 
premier  étage,  est  de  171"',22,  et  de  269",  10  au  niveau  de  la  seconde 
cymaise.  Cette  dernière  longueur  est  à  peu  près  la  même  au-dessus  des 
dalles  du  couronnement  du  pont-aqueduc,  entre  les  deux  extrémités  rom- 
pues et  détruites. 

Le  canal,  ou  aqueduc  proprement  dit,  est  la  seule  partie  qui  ne  soit  pas 
en  pierre  de  taille.  La  largeur  intérieure  était  de  1°'^22.  La  pente  géné- 
rale de  l'aqueduc  était  réglée  à  4  centimètres  pour  100  mètres. 

On  reconnaît  dans  l'aqueduc  une  pétrification  ou  concrétion  considé- 
rable, formée  de  chaque  côté  contre  la  seconde  couche  de  ciment  antique 
qui  formait  l'enduit.  Cette  pétrification  [a  une  épaisseur  à  peu  près  égale 
de  29  centimètres,  sur  la  hauteur  d'un  mètre  au-dessus  du  fond.  A  ce 
point,  elle  diminue  sensiblement,  pour  disparaître  au  point  le  plus  élevé 
auquel  les  eaux  pouvaient  parvenir.  Cette  concrétion  pierreuse,  sans  doute 
formée  par  les  dépôts  successifs  des  eaux  qui  ont  coulé  dans  l'aqueduc, 
paraît  prouver  que  leur  hauteur  était  subordonnée  à  l'abondance  des 
sources  alimentaires  d'Eure  et  d'Airon;  que  leur  hauteur  la  plus  constante 
était  de  1  mètre  au-dessus  de  la  base,  et  qu'elle  s* élevait  rarement  à 
1",40,  parce  que,  à  cette  hauteur,  on  ne  trouve  qu'une  légère  trace  de 
sédiment(PLI,  fig.  6)*. 

Connaissant  la  section  vive  du  courant  dans  l'aqueduc  et  sa  pente,  on 
peut  calculer  la  vitesse  des  eaux  par  la  formule  du  mouvement  uniforme, 
et  l'on  trouve  qu'elle  devait  être  de  0",61  par  seconde  '. 

La  quantité  d'eau  fournie  par  l'aqueduc  était  de  732  litres  par  seconde 

'  AddUion  au  Commentaire  de  FrotUin  sur  ks  aqueducs  de  Romej  par  Rondelet,  Paris»  IS21  ; 
Description  des  monuments  antiques  du  Midi  de  la  France,  par  Grangent  et  Durand. 

*  Nous  donnons,  dans  la  fig.  5,  le  profil  de  l'aqueduc  dans  la  partie  souterraine,  d'après  un 
Mémoire  publié  en  IS^  par  M.  Teyssier.  J.  D. 
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et  de  63,244"*-,800  en  24  heures,  ou  environ  3,294  pouces  d'eau  de  fon- 
tainier,  mesure  de  Paris;  quantité  prodigieuse,  eu  égard  à  la  population, 
et  qui  peut  seule  donner  une  idée  de  la  magnificence  des  monuments  hy- 
drauliques des  Romains. 

50.  L'aqueduc  du  mont  Pyla,  construit  sous  l'empereur  Claude,  pour 
porter  les  eaux  à  Fourvières,  sur  la  partie  la  plus  élevée  de  Lyon,  se  fait 
également  remarquer  par  la  beauté  et  la  hardiesse  des  constructions. 
Comme  il  devait  traverser  .des  vallons  qui  avaient  une  grande  profondeur, 
et  que  l'établissement  de  ponts-aqueducs,  pour  conserver  la  régularité  de 
la  pente,  aurait  occasionné  des  travaux  immenses  et  une  dépense  énorme, 
capables  d'arrêter  l'exécution  du  projet,  on  eut  l'heureuse  idée  de  substi- 
tuer au  canal  des  tuyaux  en  plomb,  formant  siphon,  d'un  travail  et  d'une 
dépense  bien  moins  considérables. 

La  largeur  intérieure  du  canal  était  de  0"',568;  la  hauteur  de  la  section 
était  également  de  0"',568,  et  la  pente  de  O'^yieGG...  par  100  mètres  (1  pied 
pour  100  toises). 

Il  en  résulte  que  la  vitesse  de  l'eau  devait  être  de  O'^jOO  par  seconde,  et 
le  produit  de  0*'"-,290  par  seconde;  25,056''"-  en  24  heures,  ou  environ 
1 ,305  pouces  de  fontainier  ' . 

31.  L'aqueduc  de  Metz  a  été  également  bâti  par  les  Romains.  Il  amenait 
les  eaux  prises  dans  une  vallée  au-dessus  de  Gorze,  nommée  les  Bouillons, 
par  un  canal  qui  avait  dans  œuvre  1"',95  de  hauteur  sur  0^^,97  de  lar- 
geur. La  hauteur  des  eaux  paraît  avoir  été  de  0°*,67,  et  la  pente  du  canal 
de  0"*,  100343  pour  100  mètres. 

n  en  résulte  une  vitesse  de  0",85  par  seconde  et  un  produit  de  0*"-,552 
par  seconde;  47, 692^"-, 800  en  24  heures,  ce  qui  équivaut  à  2484  pouces 
environ. 

M,  Lebrun,  ancien  professeur  de  l'école  d'artillerie  de  Metz,  a  fait  trois 
expériences  le  20  décembre  1767,  pour  connaître  directement  la  vitesse 
des  eaux  des  sources  des  Bouillons  au-dessus  de  Gorze;  de  celle  de  la  chute 
de  Saint>-Blin  et  des  deux  du  Parfond-val,  toutes  réunies  dans  le  canal  de 

t  M.  Delorme,  dans  an  Mémoire  sur  les  aqueducs  de  Lyon,  fixe  ce  produit  à  2,397  pouces 
d'eau  ;  et  M.  Rondelet,  qui  le  cite  dans  son  Commentaire  sur  les  aqueducs  dé  Bome,  à  d(M)  pouces, 
quoiqu'ils  partent  des  mêmes  bases  que  nousavons  adoptées. 

Voir  page  157,  première  partie,  la  description  de  cet  aqueduc.  J.  D. 
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Gorze  et  Sainte-Catherine.  Il  a  trouvé  que  la  vitesse  était  de  26  tôises 
8  pouces  pâp  minute  :  ce  qui  revient  à  ©""jSS  par  seconde,  ainsi  que  nous 
Favons  déduit  de  la  formule,  en  considérant  la  pente,  la  section  d'eau  vive, 
et  le  périmètre  mouillé. 

52.  Le  canal  de  Fétang  de  Trappes,  dont  Teau  fut  col^duîté  à  Versailles 
par  les  soins  de  Picard,  n'avait  que  3  pieds  de  pente  sur  4000  toises  de 
longueur  (0",125  par  kilomètre).  L'eau  étant  lâchée  avec  une  charge  de 
3  pieds,  emploie  4  hfeures  de  temps  à  faire  ces  4000  toises  de  chemin  :  ce 
qui  correspond  à  une  vitesse  de  0*^,54  par  seconde  * . 

53.  L'aqueduc  de  Roqucncourt,  qui  amène  l'eau  à  Versailles,  a  3,400  mè- 
tres de  longueur,  et  en  tout  1  mètre  de  pente  (294°"",  12  par  kilomètre). 
Pour  le  construire,  on  a  été  obligé,  en  plusieurs  endroits,  de  faire  des 
fouilles  à  28  mètres  de  profondeur,  ce  qui  en  a  rendu  l'exécution  très- 
difficile.  Il  a  coûté  325,000  fr.  Accru  de  toutes  les  eaux  qu'on  y  a  pu 
réunir,  il  donne  10  à  12  pouces  d'eau.  Oh  fit  150  regards  sur  la  longueur 
de  cet  aqueduc,  à  distances  inégales  et  aux  lieux  qui  étaient  plus  favorables 
pour  le  transport  des  matériaux  :  80  de  ces  regards  sont  revêtus  de  ma- 
çonnerie; les  70  autres,  qui  n  ont  été  nécessaires  que  pour  la  construc- 
tion de  l'aqueduc,  furent  coffrés  en  bois,  bouchés  par  le  bas  en  voûte  de 
cul-de-four,  et  comblés  dfe  terre  jusqu'au  niveau  de  la  campagne  *. 

54.  L'aqueduc  de  Caserte  a  été  construit  par  ordre  du  roi  de  Naples 
Charles  III,  pour  amener  des  eaux  dans  le  château  qu'il  a  fait  construire 

Caserte,  ville  située  à  cinq  lieues  au  nord  de  Naples,  dans  la  plaine  où 
itait  autrefois  Capoue. 

Le  canal  dans  lequel  coule  l'eau  a  1"',19  de  largeur  sur  environ  l'',62 
de  hauteur.  La  profondeur  d'eau  est  de  0"',785« 

La  longueur  entière  de  l'aqueduc,  depuis  la  prise  d'çau,  est  de 
41,189  mètres.  La  pente  n'est  que  de  208°*",33  par  kilomètre. 

La  vitesse  qui  en  résulte  est  de  0°',41  par  seconde,  et  le  produit  de 
0''"-,383  par  seconde,  33,091''"-,20  en  24  heures,  ou  1724  pouces  environ. 

55.  L'aquedue  de  Montpellier  fut  établi  en  1752,  sous  la  direction  de 
M.  Pitot,  ingénieur,  membre  de  l'Académie  des  sciences. 

*  IDraUé  du  nivellement,  par  Picard.  Paris,  1780. 

*  Dictionnaire  technolQgiquey  par  une  société  de  savants  et  d'artistes,  tome  H,  page  48»  mot 
Aqueduc.  Paris,  1822. 
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Le  canal  proprement  dit  a  13^904  mètres  de  longueur,  32  centimètres 
de  largeur  intérieure,  et  27  cenlimètres  de  hauteur  :  le  fond  en  est  réglé 
d'après  une  pente  uniforme  de  289  millimètres  par  1000  mètres. 

La  profondeur  de  l'eau  varie  suivant  les  saisons;  mais  elle  n'est  pas,  en 
général,  au-dessous  de  15  centimètres. 

Dans  une  expérience  faite  le  13  juillet  1822  par  MM.  Gergonne  et  Jovis, 
on  trouva  16  centimètres.  Il  en  résulte,  d'après  la  formule,  une  vitesse  de 
22  centimètres  par  seconde. 

Or,  ces  messieurs  reconnurent  qu'une  boule  de  cire  d'environ  trois  cen- 
timètres et  demi  de  diamètre,  abandonnée  au  fil  de  l'eau,  parcourait  une 
longueur  de  100  mètres  en  348  secondes  :  ce  qui  fait  29  centimètres  par 
seconde.  La  vitesse  moyenne  correspondante  à  cette  vitesse  à  la  surface 
est,  d'après  les  tables  de  M.  de  Prony,  de  22  ccutîmètres,  ain$i  que  nous 
l'avons  conclu  de  la  pente. 

De  là  on  peut  conclure  que  le  produit  est  do  11  "'-,264  par  seconde 
et  de  973,209"*-, 6  en  24  heures,  ou  de  50?^"^-, 70,  mesure  de  fon- 
tainier.  '* 

La  population  de  Montpellier  étant  évaluée  à  32,814  individus,  on  trou- 
vera que,  sans  distinction  d'âges,  chaque  individu  a  pour  sa  consommation 
journalière  30  litres  environ. 
« 

36.  L'aqueduc  en  maçonnerie  qui  contourne  la  partie  septentrionale 
de  Paris,  depuis  le  bassin  de  La  Villette  jusqu'à  Monceaux,  forme  une  cein- 
ture d'eau  vive,  de  laquelle  on  peut  dériver,  en  différents  points,  le  volume 
d'eau  nécessaire  à  l'approvisionnement  de  chaque  quartier.  Pour  conser- 
ver aux  conduites  de  distribution  la  plus  grande  hauteur  de  charge  pos- 
sible, on  a  soutenu  le  radier  de  l'aqueduc,  dans  toute  sa  longueur,  au 
même  niveau  que  le  fond  du  bassin  de  La  Villette,  et  les  eaux  ne  peuvent 
y  couler  qu'en  vertu  de  la  pente  qui  s'établit  à  la  surface.  Il  était  impor-- 
tant  de  connattre  cette  pente,  ainsi  que  la  vitesse  qui  en  résulte,  et  de  s'as- 
surer si  laqueduc  pourrait  fournir  une  quantité  d'eau  suffisante  pour  ali- 
menter les  dérivations  et  satisfaire  aux  besoins  des  quartiers  qu'elles 
devaient  approvisionner. 

37.  M.  Girard,  qui  s'est  le  plus  occupé  de  la  distribution  des  eaux  de 
rOurcq,  n'a  point  traité  cette  question.  Le  devis,  imprimé  en  1810,  con- 
tient la  description  générale  des  ouvrages  proposés  par  lui,  mais  il  ne  fait 


Digitized  by 


Google  — 


98  ESSAI  SUR  LES  MOYENS  DE  CONDUIRE , 

pas  connaître  le  volume  d'eau  qui  passerait  par  Taqueduc  et  les  rigoles 
d'embranchement  * . 

Ce  devis  devait  être  précédé  d'un  mémoire  sur  les  moyens  d'exécution 
du  projet  et  les  avantages  qu'on  pouvait  en  obtenir.  On  l'imprima  en  1812. 
La  dépense  d'eau  de  l'aqueduc  de  ceinture  y  est  fixée  à  80,000  kiiolitres 
en  24  heures,  ou  0"',92  par  seconde  ;  et  Ton  ajoute  qu'il  serait  à  propos  de 
donner  à  cet  aqueduc  une  section  qui  pût,  au  besoin,  doubler  la  dépense 
que  nous  venons  d'indiquer  *. 

Il  aurait  été  à  désirer  que  M«  Girard  entrât  dans  quelques  développe- 
ments sur  les  calculs  qui  lui  ont  servi  à  déterminer  les  dimensions  de  l'a- 
queduc de  ceinture  ^. 

DU  JAUGEAGE  DES  EAUX. 

38.  Dans  un  grand  nombre  de  circonstances,  il  est  indispensable  de 
mesurer  la  vitesse  de  l'eau  et  la  quantité  qui  s'écoule  en  un  temps  donné. 
Lorequ'il  s'agit,  par  exemple,  de  creuser  un  canal,  d'établir  une  conduite, 
d'élever  des  fontaines ,  etc.,  il  est  nécessaire  de  connaître  si  Ion  peut 
compter  sur  la  masse  d'eau  propre  à  les  alimenter. 

59.  Avant  d'indiquer  les  moyens  que  l'on  peut  employer,  suivant  que 
le  volume  d'eau  en  mouvement  est  plus  ou  moins  considérable,  nous  al- 
lons examiner  comment  il  convient  d'exprimer  le  produit  de  l'écoulementi 
quelle  est  Vunité  de  mesure  qu'il  faut  choisir. 

40.  S'il  ne  s'agissait  que  d'avoir  la  mesure  cubique  d'un  volume  d'eau, 
la  capacité  du  vase  qui  la  renferme,  il  suffirait  de  l'évaluer  en  mètres 
cubes,  kiiolitres,  etc.  ;  mais,  comme  dans  le  cas  du  mouvement,  le  volume 
d'eau  fourni  varie  aussi  avec  le  tempsy  il  faut  multiplier  la  surface  de 
l'orifice  par  lequel  l'eau  s'écoule,  ou  la  section  vive,  par  la  vitesse,  qui  n'est 
que  l'espace  parcouru  pendant  l'unité  de  temps  ;  et  le  produit  exprimé  en 
mètres  cubes,  kiiolitres,  représente  le  volume  d'eau  qui  s'est  écoulé  pen« 
dant  cette  unité  de  temps. 

1  Jkscri'pHon  génétaU  des  différents  ouvrages  à  exéctUer  pour  la  distribution  des  eaux  du 
canal  de  VOurcq  dans  l^intérieur  de  Paris^  par  Girard.  Paris,  1810.  . 

*  Recherches  sur  les  eaux  publiques  de  Paris^  les  distributions  successives  qui  en  ont  été  faites^ 
et  les  divers  projets  qui  ont  été  proposés  pour  en  augmenter  le  volume ^  par  Girard.  Paris  1812. 

*  Voir,  page  91  de  nos  Études  théorii^es  et  pratiques  sur  le  mouvement  des  eaux  courantes  ^ 
la  formule  qui  résout  cette  question.  i>  D. 
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Au  lieu  de  rappeler  chaque  fois  cotte  circonstance  de  ten)pa^  on  a  pensé 
qu'il  serait  plus  simple  d'adopter  une  unité  de  mesure  qui  renfermerait 
en  elle-même  l'idée  du  temps,  et  pour  cela  on  n'a  eu  qu'à  prendre  un  vo- 
lume représentant  le  produit  de  l'écoulement  par  un  orifice  connu  dans 
un  temps  donné. 

41.  A  Paris,  on  suppose  que  cet  orifice  est  circulaire,  a  un  pouce  de 
diamètre,  et  qu'il  est  percé  dans  la  paroi  d'un  vase  où  le  niveau  de  l'eau 
est  maintenu  à  sept  lignes  au-dessus  du  centre.  La  quantité  d'eau  qui 
s'écoule  en  une  minute  est  alors,  d'après  une  expérience  de  Mariette,  de 
13  pintes  3/8,  chaque  pinte  pesant  2  livres  moins  7  gros  \  C'est  ce  qu'on 
appelle  pouce  de  fontainier.  Mariette  n'a  pas  eu  égard  à  Fépaîsseur  de  la 
paroi  du  vase,  qui  cependant  exerce  une  influence  sur  le  produit  de  l'é- 
coulement, et  c'est  ce  qui  fait  qu'on  ne  s'accorde  pas  sur  la  valeur  exacte 
de  cette  mesure.  Il  est  assez  généralement  admis  aujourd'hui  qu'elle  vaut 
15  pintes,  ou  13,3  litres  par  minute,  ou  19,1953  mètres  cubes  en  vingt- 
quatre  heures- 

42.  M.  de  Prony  a  proposé  de  remplacer  le  pouce  d'eau  par  le  module 
d*eau,  qui  fournirait  10  mètres  cubes  en  vingt-quatre  heures.  Il  a  déter- 
miné par  expérience  le  diamètre  de  l'orifice  =  0"',02y  la  charge  d'eau  sur 
le  centre  rsO"*, 05,  et  l'épaisseur  de  la  paroi  =  0",017,  dans  l'appareil 
qui  fournit  le  double  module  d'eau  ;  et  cet  appareil  a  été  établi  à  la  machine 
de  Marly  (pi.  IV,  fig.  5,  6  et  7). 

43.  Il  fallait,  dans  cette  expérience,  que  le  niveau  restât  constant, 
malgré  récoulemcnl.  Or,  voici  le  procédé  ingénieux  qu'a  imaginé  M.  de 
Prony  pour  obtenir  cet  effet.  Soit  afeb  (pi.  IV,  fig.  8)  le  vase  d'où  l'eau 
s'écoule  ;  cette  capacité  est  divisée  en  trois,  as^  sty  te,  par  deux  dia- 
phragmes, dont  la  hauteur  est  un  peu  moindre  que  celle  du  niveau  qu*on 
veut  conserver.  Dans  les  deux  caisses  latérales  Ë',  £',  sont  situés  deux 
flotteurs  F,  F,  qui  supportent  une  caisse  inférieure  G  par  un  système  de 
tringles  p\  q.  L'eau  qui  s'écoule  du  vase  st,  par  quelque  orifice  y,  et  qui 
est  employée  à  un  usage  quelconque,  est  ensuite  reçue  dans  un  tuyau  qui 
la  conduit  dans  cette  caisse  G.  Il  suit  de  cette  disposition,  que  toute  l'eau 
qui  sort  de  la  cuve  vient  ajouter  son  poids  aux  flotteurs  ;  ceux-ci  doivent 

*  Traité  du  mouvement  des  eaux,  par  Mariotte.  Paris,  1700. 
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entrer  dans  Feau  plus  profondément  à  mesure  que  la  charge  augmente  ; 
et|.  comme  le  poids  de  ces  corps  doit  être  égal  à  celui  du  fïuide  qu'ils  dé* 
placent,  leur  enfoncement  est  tel  que  le  volume  immergé  soit  précisément 
égal  à  celui  de  l'eau  reçue  dans  la  caisse,  c'est-à-diro  au  volume  d'eau 
écoulée.  Il  s'ensuit,  par  conséquent,  que  le  niveau  reste  constant,  puisque 
autant  il  s'abaisserait  par  la  perte  d'eau  que  fait  le  vase,  autant  il  s'élève 
par  renfoncement  dû  à  la  charge  que  reçoivent  les  flotteurs  ^ 

44.  Lorsque  Teau  s'écoule  par  une  ouverture  pratiquée  dans  un  vase, 
elle  acquiert  une  vitesse  égale  à  celle  qu'aurait  un  corps  abandonné  à  la 
pesanteur,  et  tombant  depuis  la  surface  du  liquide  jusqu'à  l'orifice.  Ce 
principe,  découvert  par  Torricelli,  va  nous  fournir  le  moyen  d'évaluer  le 
volume  d'eau  qui  sort  du  vase  dans  un  temps  donné. 

En  effet,  si  le  niveau  est  constant,  ce  volume,  pendant  l'instant  dt^  est 
égal  au  produit  cùvdt  (  &>  étant  égal  à  l'aire  de  Torifice,  et  t;  représentant  la 
vitesse)  ;  si  donc  Q  exprime  le  volume  d'eau  sorti,  ou  ce  qu'on  appelle  la 
dépense  pendant  le  temps  t,  on  aura  : 

dQ=^(ôvdt; 

d'où  l'on  conclura  par  l'intégration  la  valeur  de  Q  en  fonction  de  t. 

Mais,  d'après  le  principe  précédent,  v=y^2ghy  en  représentant  par  h  la 
hauteur  ou  charge  d'eau,  et  par  g  la  vitesse  communiquée  à  un  grave  par 
la  pesanteur  au  bout  de  Tunité  de  temps,  d'où 

dQ=(ùV^2ghdt,  et  Q  =  (oV^2gh.t. 

45.  Si  le  nifeau  était  variable,  il  faudrait  chercher  d  abord  la  valeur 

de  h  en  fonction  de  t;  en  la  substituant  dans  l'équation  dQ  =  (a\^2gh  dt, 
on  aura,  par  une  intégration,  la  valeur  de  Q  en  fonction  du  temps. 

46.  Pour  faciliter  les  calculs  de  ce  genre,  il  sera  bon  de  calculer  à  Ta- 

vance  une  table  qui  donne  la  hauteur  ^  pour  les  valeurs  de  t;  *;  parce 

qu'alors,  dans  chaque  cas  particulier,  connaissant  la  hauteur  ou  charge 
d'eau  sur  l'orifice,  on  n'aura  qu'à  voir  dans  la  table  la  vitesse  qui  y  corres- 
pond, et  multiplier  ensuite  cette  vitesse  par  la  surface  de  l'orifice,  pour 
avoir  le  volume  d'eau  qui  s'est  écoulé. 

*  Voyez  les  Mémoires  de  V Académie  des  sciences^  année  1817. 

'  Voir  cette  table  à  la  fin  de  la  première  partie.  J.  D. 


Digitized.by 


Google 


D'ÉLEVER  ET  DE  DISTRIBUER  LES  EAUX.  41 

47.  Lorsqu'un  liquide  s'écoule  par.  une  ouverture  qu'on  a  faite  à  un 
vase  y  il  prend  la  forme  d'un  filet  auquel  on  donne  en  générâl  le  nom  .de 
veine. 

Si  Ton  suit  exactement  la  forme  de  la  veine  liquide ,  on  remarque  que 
d'abord  elle  a  le  même  diamètre  que  l'ouverture  faite  dans  le  vase;  mais 
à  partir  de  cette  ouverture,  et  tout  de  âuite,  elle  va  en  diminuant,  de  ma- 
nière qu'elle  tend  à  former  une  surface  conique;  elle  se  relève  ensuite, 
de  manière  qu'il  y  a  une  section  de  la  veine  qui  est  plus  petite  que  toutes 
les  autres.  L'endroit  où  la  section  se  trouve  la  plus  petite  s'appelle  sec- 
tion de  la  veine  contractée,  et  ce  phénomène  est  exprimé  par  le  nom.de 
la  contraction  de  la  veine  fluide. 

'48.  Cette  contraction  a  une  influence  sur  le  produit  de  l'écoulement, 
c'est-à-dire  que  l'éco.ulement  dû  à  la  théorie,  ou  calculé  d'après  la  règle 
de  Torricelli,  diffère  de  l'écoulement  réel. 

Lorsque  l'écoulement  a  lieu  en  mince  paroi,  c'est-à-rdire  comme  s'il 
s'opérait  par  une  ouverture  pratiquée  dans  une  feuille  de  fer-blanc,  le 
résultat  de  l'expérience,  comparé  à  celui  de  la  théorie  pris  pour  unité, 
donne  0,62  pour  le  produit  de  l'écoulement. 

Lorsque  l'écoulement  a  lieu  par  ajutage,  c'est-à-dire  par  un  tuyau 
cylindrique,  ou  conique,  ou  composé  de  deux  cônes  adossés  sur  la  petite 
base,  qu'on  applique  à  l'ouverture  du  vase,  le  résultat  de  l'expérience  se 
rapproche  davantage  de  celui  de  la  théorie ,  suivant  la  forme  et  la  di- 
mension de  l'ajutage. 

Avec  un  tuyau  cylindrique  qui  aurait  une  longueur  égale  à  trois  fois  le 
diamètre  de  l'orifice,  le  résultat  peut  être  porté  de  '0,62  à  0,82. 

Avec  un  ajutage  conique ,  dont  le  diamètre  inférieur  de  la  petite  base 
serait  1,  celui  de  la  grande  base  1,24,  et  la  distance  entre  les  deux  bases 
du  cône  tronqué  0,75,  on  peut  obtenir  un  écoulement  qui  irait  à  0,90  ^ 

49.  Pour  évaluer  le  volume  d'eau  débité  par  un  ruisseau,  on  y  fait 
un  barrage  transversal,  auquel  on  dispose  une  jauge.  C'est*  une  feuille  de 
fer-blanc  percée  de  trous  ayant  leurs  centres  sur  une  ligne  horizontale  et 
un  diamètre  de  1  pouce  ou  27  millimètres.  L'eau ,  ainsi  arrêtée  dans  son 
cours,  s'amasse,  et  son  niveau  s'élève.  On  attend  qu'il  vienne  aflSeurer 

*  Eecherches  expérimenlalei  sur  le  principe  de  la  communication  latérale  dans  le  mouvement 
des  fluides,  par  Venluri,  Paris,  1797. 
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un  trait  marqué  à  1  ligne  au-dessus  de  tous  les  trous;  op  laisse  ensuite 
écouler  l'eau  par  un  nombre  suffisant  de  ces  trous  pour  que  tout  y  paisse, 
et  n'en  laissant  débouches  que  ce  qu'il  faut  pour  que  le  niveau  se  main-- 
tienne  juste  à  1  ligne  ou  2  millimètres  au-dessus  de  la  tangente  à  tous 
Ips  cercles.  La  source  débite  donc  tout  le  volume  d'eau  qui  passe  par  ces 
orifices ,  puisque  le  niveau  reste  constant,  ce  qui  prouve  qu'il  s'en  écoule 
autant  qu'il  en  arrive.  Ainsi,  le  nombre  de  trous  ouverts  mesure  ^li  pouces 
de  fontainier  la  source  à  jauger. 

50.  On  a  reconnu  quelques  défauts  à  cet  appareil,  lia  charge  d'eau 
sur  les  centres  des  orifices  n'étant  que  de  16  millimètres,  le3  agitations 
se  communiquent  de  la  surface  supérieure  de  l'eau  à  ces  orifices,  et 
l'écoulement  n'est  pas  régulier.  Dans  le  nouvel  appareUproposé  par 
M.  de  Prony,  la  charge  serait  de  50  millimètres  j  environ  trois  fois  plus 
grande.  Pour  éviter  les  fluctuations  qui  ont  lieu  à  la  surface  supérieure 
de  l'eau  dans  la  caisse,  il  conviendrait  de  recevoir  l'eau  de  la  source 
dans  un  réservoir  d'une  grande  étendue  qui  environnerait  la  caisse 
de  jaugeage.  Au  lieu  de  faire  cette  caisse  en  plomb,  l'emploi  du  zinc 
serait  préférable;  ce  métal  étant  plus  dur,  les' trous  circulaires  se  dé- 
formeraient plus  difficilement  par  l'enfoncement  répété  dçs  tampof^s  en 
bois.  Il  est  indispensable  de  mettre  h  caisse  à  l'abri  du  vent  et  dei^  cou- 
rants d'air  qui  agiteraient  la  surface  de  l'eau  ;  il  faut  aussi  avoir  atten- 
tion de  séparer  les  trous  par  des  intervalles  égaux  d'environ  2Q  inilli- 
mètres  au  moins. 

51.  Le  mode  de  jaugeage  que  nous  venons  d'indiquer  ne  suffit  plus 
dès  que  les  ruisseaux  fournissent  plus  de  20  pouces. 

52.  On  mesure  alors  les  eaux  courantes  en  formant  des  barrages 
avec  pertuiSf  soit  horizontal,  soit  vertical,  par  lequel  les  eaux  s'écoulent 
sous  une  charge  constante ,  et  l'on  calcule  le  volumç  au  ^)oyen  de  for- 
mules que  M.  de  Prony  a  présentées  dans  un  mémoire  sur  le  jaugeage 
des  eaux  courantes  ' . 

.J55.  ÏL.a  vitesse  à  la  surface  se  détermine  de  plusieurs  mapîères.  On  pejjt 
d'abord  se  servir  du  tube  de  Pitot.  Voici  en  quoi  consiste  cet  instrument, 
tel  qu'on  l'emploie  aujourd'hui. 

Imaginez  un  tube  vertical  en  fer-blanc,  d'environ  2  pouces  de  diamètre, 

•  Mémoire  sur  le  jaugectge  des  eaux  courantes,  par  M.  de  Prony.  Paris,  iS02. 
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et  5  à  6  pieds  de  long,  pliiâ  ou  moins,  tel  que  ÂB  (pi.  Y,  fig.  3).  A  la  partie 
inférieure  est  soudé  un  coude  AC,  termîiié  en  cône  €,  et  percé  au  sommet 
d'un  petit  trou.  Lorsqu'on  plonge  ce  tube  dans  Teau,  en  tenant  l'ouver- 
ture C  dirigée  ters  le  courant,  et  la  tige  AB  verticale,  le. liquide  entre  par 
le  tton  G,  et  motlte  dans  le  tube  à  un  certain  niveau  D,  supérieui*  à  celui 
EF  du  li(}uide  extérieur,  parce  que  la  pression  de  l'eau  est  accrue  par  la 
vitesse.  La  force  du  courant  maintient  donc  le  liquide  au-dessus  de  son 
niveau  d'une  quantité  DG  qui  est  à  peu  près  égale  à  la  hauteur  due  à  cette 
vitesse^  et  qui,  une  fois  connue,  donnera  cette  vitesse  à  r<iide  de  la  table 
qui  précède.  Comme  il  importe  de  tenir  l'instrumeiit  tourné  directement 
contre  Ijb  courant,  parce  que,  sans  cela,  on  n'aurait  pas  reffet  dû  à  la  vi- 
tesse entière,  on  dirige  l'instrument  dans  divers  sens,  et  on  l'arrête  à  la 
situation  qui  donne  la  plus  giande  hauteur  dans  le  tube  ;  et  cette  direction 
peut  être  droite  ou  oblique  au  lit  du  fleuve,  parce  qu'il  arrive  souvent  que 
la  vitesse  suit  une  ligne  inclinée  au  rivage.  Au  contraire,  quand  le  coude 
est  dirigé  dans  le  sens  diamétralement  opposé ,  le  niveau  dans  le  tube 
s'abaisse,  et  la  hauteur  minimum  est  celle  du  plan  dé  flottaison  EF.  Ces 
deux  expériences  déterminent,  comme  on  voit,  la  hauteur  due  au  courant, 
et  par  suite  sa  vitesse. 

Pour  estimer  le  niveau  du  liquide  dans  le  tube  qui  n'est  pas  transparent, 
on  y  a  disposé  une  baguette  graduée  b  qui  est  soulevée  par  un  flotteur  a  en 
liège,  ou  une  ampoule  pleine  d'air,  à  la  manière  des  aréomètres.  Voici  donc 
l'usage  qu'on  fait  de  l'instrument.  On  a  un  bâton  armé,  à  son  bout,  d'une 
pointe  qu'on  implante  dans  le  fond  de  la  rivière,  à  l'endroit  où  l'on  veut 
expérimenter.  Cette  pointe  est  surmontée  d'un  disque  qui  ne  lui  permet 
d'entrer  que  jusqu'à  une  hauteur  qui  sera  constante  durant  l'expérience 
entière.  On  accole  le  tube  à  ce  bâton,  en  l'y  maintenant  lié,  ou  seulement 
en  les  serrant  avec  la  main  l'un  contre  l'autre,  et  l'on  descend  le  coude  à 
la  profondeur  où  l'on  veut  explorer;  des  divisions  marquées  sur  le  bâton 
donnent  la  hauteur  du  niveau,  qu'on  tâche  de  rendre  la  plus  grande  possible^ 
en  faisant  varier  la  direction  du  coude  CA,  sans  en  changer  l'enfoncement. 
Ensuite,  on  tourne  ce  coude  jusqu'à  ce  que  le  niyeau  de  l'eau  soit  dans  le 
tube  au  point  le  plus  bas,  ce  dont  on  juge  par  la  baguette  b  saillante  en 
haut  du  tube.  Le  flotteur  et  le  poids  de  la  baguette  s'enfoncent  dans  le 
liquide  au  même  degré  dans  les  deux  cas.  Mais  le  niveau  .de  Teau  n'étant 
pas  le  même,  la  partie  saillante  de  la  baguette  a  changé,  ce  qui  fait  con- 
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naître  deux  hauteurs  :  ia  difiérence  est  celle  des  niveaux.  On  note  cette 
différence,  qui  est  la  hauteur  cherchée. 

On  répète  Tépreuve  à  diverses  profondeurs,  et  on  note  pareillement  à 
chacune  la  différence  des  niveaux  :  la  moyenne,  entré  ces  quantités,  est  la 
hauteur  propre  à  donner  la  vites3e  moyenne  dans  la  verticale  où  le  tube  a 
été  plongé.  On  essaye  de  la  même  manière  Feffet  de  l'instrument  en  tous 
les  points  d*une  coupe  transversale  au  lit  du  fleuve  ou  du  ruisseau,  et  la 
moyenne  de  ces  résultats  donne  la  vitesse  moyenne  du  courant. 

L^airede  la  section  transversale  s'évalue  ensuite  géométriquement,  puis- 
qu'on a  fait  des  sondes  en  tous  les  points,  et  qu'on  en  a  pris  les  profon* 
deurs  et  la  largeur.  Multipliant  la  vitesse  moyenne  par  cette  surface,  on  a 
donc  le  volume  d'eau  qui  s'est  écoulé  en  une  seconde,  et,  par  suite,  en  une 
minute,  une  heure  ou  un  jour. 

84.  Un  moyen  simple  pour  arriver  à  la  connaissance  de  la  vitesse  d'un 
courant,  consiste  à  jeter  à  l'eau  un  corps  léger  qui  surnage,  et  que  le  cou- 
rant entraine.  Pour  éviter  l'effet  de  la  résistance  de  l'air,  ou  l'action  du 
vent,  on  prend  pour  flotteur ^  le  plus  ordinairement,  une  petite  boule  de 
cire  qu  on  leste  pour  la  faire  entrer  en  totalité  dans  l'eau.  L'observateur 
tient  une  montré  à  secondes,  et  suit  la  marche  du  flotteur  ;  il  mesure  en* 
suite  l'espace  décrit  dans  un  temps  déterminé,  et>  divisant  l'espace  par  le 
nombre  de  secondes  écoulées,  il  a,  au  quotient,  Tespace  décrit  en  une 
seconde. 

Bien  entendu  que  cette  épreuve  doit  être  plusieurs  fois  répétée  pour 
vérifier  le  résultat  ;  on  prend  ensuite  une  moyenne  entre  les  diverses  vi- 
tesses ainsi  obtenues,  lesquelles  doivent  peu  différer  entre  elles.  Cette 
moyenne,  prise  à  des  jours  différents,  et  par  des  temps  calmes,  est  exacte 
et  indépendante  des  circonstances  accidentelles.  L'expérience  doit  encore 
être  faite  en  divers  lieux  de  la  surface  de  niveau,  pour  reconnaître  s'il  y  a 
des  eaux  stagnantes,  des  remous,  ou  des  lieux  de  plus  grandes  vitesses. .  • 

On  peut  diriger  l'expérience  dii  flotteur  de  manière  à  donner  directe- 
ment la  vitesse  moyenne  entre  les  vitesses  inégales  à  des  profondeurs  dif- 
férentes. Â  cet  effet,  on  prend  une  petite  baguette  d'une  longueur  à  peu 
près  égale  à  la. profondeur  du  lit,  et  on  la  leste  par  un  bout,  pour  qu'elle 
prenne,  dans  l'eau  tranquille,  une  attitude  verticale.  C'est  cette  baguette 
qu'on  laisse  couler  librement  avec  l'eau,  de  manière  que  le  sommet  dé- 
passe un  peu  le  niveau,  pour  qu'on  en  puisse  suivre  la  marche,  et  qu'elle 
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ne  frotte  pas  sur  le  fond.  On  voit  alors  cette  baguette  s'incliner  au  gré  des 
vitesses  différentes,  et  prendre  la  vitesse  moyenne  cherchée.  Cette  incli- 
naison, en  avant  ou  en  arrière,  fera  même  connaître  si  la  vitesse  va  en 
augmentant  ou  en  diminuant  vers  le  fond. 

6S.  Le  dynamomètre  peut  faire  connaître  le  poids  avec  lequel  la  force 
d'un  courant  presse  une  surface  donnée  qu'on  laisse  flotter  dans  Teau,  et 
qu'on  retient  avec  une  ligne  ou  ficelle  qui  tire  et  bande  le  ressort  de 
cet  appareil.  Or,  ce  poids  fait  de  suite  connaître  la  vitesse  du  liquide, 
à  l'aide  de  cette  proposition  qu'on  peut  regarder  comme  sensiblement 
vraie  dans  la  pratique:  «L'impression  directe  d'un  courant  contre  une 
a  surface  verticale  immobile  est  le  poids  d'un  prisme  d'eau  dont  la  base 
«  est  cette  surface,  et  dont  la  Iiauteur  est  la  chute  due  à  la  vitesse  du 
«  courant.  »   . 

Si  Ton  divise  le  poids  indiqué  par  l'instrument,' par  le  nombre  d'unités 
superficielles  contenues  dans  l'aire  choquée  et  par  le  poids  de  l'unité 
cubique  de  liquidé;  c'est-à-dire,  si  l'on  divise  le  nombre  de  grammes 
qu'indique  le  dynamomètre,  par  le  nombre  de  centimètres  carrés  de  l'aire 
choquée,  le  quotient  sera  la  hauteur  de  la  chute  en  centimètres  li« 
néaires,  d'où  l'on  conclura,  par  notre  table,  la  vitesse  du  courant.  Si, 
par  exemple,  une  surface  de  10  1/2  décimètres  carrés  (ou  1050  centi- 
mètres carrés)' est  pressée  par  le  courant,  dé  manière  à  tirer  le  fil  avec 
une  force  équivalente  à  un  poids  de  7,70  kilogrammes;  en  divisant 
7700  grammes  par  1050,  on  a  7,33  pour  quotient  ;  en  sorte  que  la  hau- 
teur de  chute  du  fluide  étant  7  centimètres  1/3  ou  0"  733,  la  vitesse  du 
courant  est  de  12  centimètres  par  seconde. 

S6.  n  nous  reste  à  indiquer  comment  on  mesure  le  volume 
d'une  nappe  d'eauy  telle  qu'on  en  voit  dans  les  cascades  des  jardins. 
D'un  cAté,  l'eau  est  maintenue  au^essus  de  son  niveau  d'aval,  et  elle 
s'écoule  de  l'autre  en  formant  une  nappe.  Les  expériences  de  Dubuat 
font  connaître  fort  exactement  la  vitesse  et  la  quantité  de  l'écoulement. 
On  mesure  d'abord  la  largeur/ de  l'orifice  rectangulaire  par  lequel  la 
nappe  passe  (pi.  V,  fig.  4  et  5)  ;  puis  la  hauteur  h  du  niveau  d'amont, 
au-dessus  de  la  base  inférieure  de  cet  orifice ,  c'est-à-dire  la  charge  d'eau 
au-dessus  de  cette  base  ;  et  l'on  trouve  que,  s'il  y  a  évasement^  pour 
faciliter  la  sortie  de  l'eau,  le  volume  du  liquide  qui  coule  dans  une 
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seconde  est,  en  mètres  cubes^  ==  2,5261  IVlî^,  h  et  /  étant  exprimés 
en  mètres  linéaires.  Mais  si  l'oritice  par  lequel  l'eau  passe  n'est  pas 
évasé,  ce  qui  arrive  dans  la  plupart  desdevers0irS9.il  se  fait  une  con- 
traction dans^les  deux  parties  latérales  de  la  nappe,  et  même  à  son  fond 
où  elle  quitte  le  barrage.  L'expérience  prouve  que  la  dépense  donnée 
par  la  formule  est  réduite  aux  3/4,  c'est-à-dire  qu'il  faut  remplacer  dans 
notre  formule  le  facteur  2, 5261  par  1,895,  ce  qui  désigne,  pour  la  dépense 

en  une  seconde,  le  nombre  de  mètres  cubes  désignés  par  1,895  il^fe*. 
D'aJ)rès  les  expériences  de  Bidone,  le  coefficient  serait  1,78,  et.,  la  formule 

1,78 /KP^  -. 

Nous  n'entendons  pas  par  h  l'épaisseur  de  la  nappe  d'eau  à  l'orifice, 
attendu  que  la  surface  du  liquide  s'affaisse  peu  à  peu  en  approchant  de 
la  nappe,  et  qu'à  l'orifice  la  hauteur  au-dessus  de  la  base  est  déjà  réduite 
aux  1^10  environ  de  ce  qu'elle  était  àTamont.  La  dépense  totale  se  trouve 
comme  ci-devant,  en  multipliant  la  dépense  en  une  seconde,  par  le  temps 
de  l'écoulement  exprimé  en  secondes. 

57.  M.  Girard  a  présenté,  dans  une  notice  sur  les  jauges  de  la  rivière 
d'Ourcq  et  de  ses  affluents,  des  considérations  générales  qu'il  importe 
d'apprécier*. 

Après  avoir  indiqué  les  méthode!^  employées  pour  mesurer  lejs  eaux 
courantes,  et  particulièrement  celle  de  Dubuat,  qui  consiste  à  multiplier 
la  section  du  courant  par  une  certaine  vitesse  moyenne  entre  toutes  celles 
dont  les  filets  fluides  sont  respectivement  animés,  il  fait  observer  : 

l""  Que  le  but  ordinaire  de  cette  opération  est  moins  d'assigner  avec 
précision  la  quantité  d'eau  qui  s'écoule  dans  un  seul  instant  déterminé» 
que  de  connaître  celle  qui  est  fournie  par  la  rivière  ou  le  courant  dont  il 
s'agit  pendant  un  certain  laps  de  temps,  soit  d'une  année,  soit  de  quel- 
ques mois,  ek  que  là  méthode  la  plus  rigoureuse  consisterait  donc  à 
effectuer  la  mesure  du  volume,  chaque  jour  de  l'année  ;  le  produit  moyen 
de  ces  jauges  journalières  donnerait  évidemment  la  dépense  dû  courant 
en  vingt-quatre  heures; 

'  S""  Que,  lorsque  le  courant  est  barré  par  des  digues  qui  en  soutiennent 
les  eaux,  soit  pour  le  service  de  moulins  ou  d'usines,  soit  pour  l'en- 

'  Mémoire  de  r Académie  royale  des  sciences  de  Turin,  tome  XXVIII. 

*  Notice  sur  les  jauges  de  la  rivière  d*Ourcq  et  de  ses  affluents^  par  P,-S.  Girard.  Paris,  4804. 
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tre^ien  d'une  navigatijon  artificielle,  il  n'est  pas  possible  de  regarder 
comme  le  produit  actuel  du  courant  l'eau  qui  s'écoule,  pendant  la  du- 
rée d'une  seule  observation,  par  une  section  et  avec  une  vitesse  déter- 
minées. 

On  conçoit,  en  effet,  ^ue,  suivant  les  besoins  des  moulins  et  usines 
construits  sur  une  certaine  longueur  du  courant,  ou  pour  le  service  des 
écluses  qui  y  sont  établies,  les  eaux  sont  retenues  ou  lâchées  au-dessus 
du  point  où  se  fait  l'observation,  de  sorte  qu'il  is' écoule  en  ce  point  plus 
ou  moins  d'eau,  suivant  les  heures  de  la  journée  ;  d'où  il  peut  arriver 
que  les  jauges  faites  le  même  jour  donnent  des  résultats  qui  diffèrent 
considérablement  entre  eux,  quoiqu'il  n'y  ait  eu  véritablement  ni  aug- 
mentation ni  diminution  dans  la  dépense  moyenne  de  ce  jour,  et  que  les 
opérations  relatives  à  chacune  des  observations  aient  été  faites  avec  le 
même  degré  d'exactitude.  On  ne  peut  donc  parvenir  à  évaluer  la  dépense 
d'une  rivière  barrée  par  des  écluses  ou  des  chaussées  de  moulins,  sans 
faire  ouvrir  préalablement  ces  barrages,  qu'en  mesurant  à  des  intervalles 
de  temps  très-rapprochcs  les  uns  des  autres  les  quantités  inégales  de 
fluide  qui  s'écoulent  par  une. section  quelconque  de  cette  rivière  prise  en- 
tre deux  barrages,  et  en  prolongeant  suffisaiftment  la  série  de  ces  obser- 
vations successives. 

Il  est  très-rare  que  les  personnes  intéressées  à  obtenir  des  résultats 
parfaitement  exacts  de  semblables  opérations  puissent  disposer  du  temps 
nécessaire  pour  s'y  livrer  exclusivement  pendant  un  an  ;  ce  qui  les  oWige 
de  les  entreprendre  sur  le  même  courant  en  différentes  saisons,  et  à  s'en 
tenir  au  résultat  moyen  de  leurs  observations.  D'ailleurs,  lorsqu'il  s'agit 
de  livrer  ces  eaux  à  Tindustrie,  c'est  surtout  le  minimum  de  leur  pro- 
duit qu'il  s'agit  de  connaître;  et  l'on  sait  que,  dans  nos  climats,  la  moin- 
dre *des  hauteurs  annuelles  des  eaux  courantes  est  vers  Féquinoxe  d'au- 
tomne. C'est  donc  à  cette  époque  qu'il  paraît  convenable  dé  faire  les 
observations. 

Pour  avoir  égard  â  la  seconde  considération,  il  faut  mesurer  d'heure 
en  heure,  pendant  plusieurs  jours  consécutifs,  la  quantité  qui  s'écoule 
par  une  section  choisie  ;  section  dont  la  superficie  et  la  vitesse  simul- 
tanées peuvent  varier  à  chaque  observation,  suivant  la  profondeur  du 
courant. 

Il  est  facile  d'avoir  égard  aux  variations  de  superficie  en  établissant 
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un  repère  fixe,  auquel  on  rapporte  la  surface  de  l'eau  à  chaque  obser- 
vation. 

Pour  mesurer  les  différentes  vitesses  superficielles  du  courant,  corres- 
pondantes aux  variations  de  la  section,  on  dissémine  au  même  instant 
sur  la  surface  de  l'eau,  à  l'extrémité  supérieure  de  la  portion  du  bief  qui 
sertdechanîp  aux  observations,  un  certain  nombre  de  boules  de  cire  ou 
de  bois,  et  on  note  le  temps  employé  par  chacune  d'elles  pour  parcourir 
la  longueur  du  bief,  et  l'on  prend,  pour  la  vitesse  réduite,  entre  leurs  vi- 
tesses respectives. 

La  vitesse  superficielle  étant  ainsi  déterminée,  il  ne  s'agit  plus  que  de 
lui  faire  subir  la  correction  indiquée  par  les  formules  de  Dubuat  ou  de 
M.  de  Prony,  pour  avoir  la  vitesse  moyenne  qui  doit  entrer  comme  facteur 
dans  le  produit  du  courant. 

On  évite  cette  correction  lorsqu'on  substitue  aux  boules  de  bois  flottantes 
à  la  surface  du  courant  des  portions  de  cylindres  creux  d'une  hauteur  à 
peu  près  égale  à  la  profondeur  de  la  section,  et  dans  l'intérieur  desquels  on 
place  une  petite  quantité  de  grains  de  plomb  qui  servent  de  lest,  et  déter- 
minent, par  leur  position,  la  coïncidence  du  centre  de  gravité  du  cylindre 
et  du  centre  d'impulsion  du  fluide. 

DES  POMPES.  ' 

itd.  Les  pompes  ont  déjà  été  appliquées  avec  succès  à  la  distribution 
de  leau  dans  les  villes  situées  aux  abords  des  rivières.  Mais  c'est  surtout 
depuis  que  les  perfectionnements  apportés  dans  lés  machines  à  vapeur  en 
ont  facilité  l'emploi  que  leur  usage  s'est  multiplié. 

De  tous  jes  moyens  que  nous  avons  indiqués  pour  conduire  l'eau  aux 
différents  points  où  il  est  nécessaire  qu'elle  parvienne,  c'est  presque  tou- 
jours le  plus  avantageux,  lorsque  les  localités  permettent  de  l'employer. 
Cependant,  comme  le  choix  à  faire  entre  ces  moyens  dépend  d'un  grand 
nombre  de  considérations,  et  particulièrement  du  volume  d'eau  à  fournir, 
nous  ne  nous  livrerons  à  l'examen  de  cette  importante  question  que  lorsque 
nous  aurons  développé  la  théorie  des  pompes  à  eau  et  des  machines  à 
vapeur. 

59.  L'air  est  un  corps  pesant,  dont  les  molécules  jouissent  d'une  mobi- 
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lité  parfaite.  Ce  qui  le  dislingue  des  liquides,  c'est  que  ses  molécules,  au 
lieu  de  s'attirer,  sont  dans  un  état  continuel  de  répulsion. 

La  ^pesanteur  de  l'air  peut  se  reconnaître  au  moyen  de  la. balance,  et  l'on 
trouve  que  son  poids  est  770  fois  plus  petit  que  celui  de  l'eau.  Galilée  dé- 
montra le  premier  cette  vérité. 

La  pesanteur  de  Tair  se  manifeste  aussi  par  les  pressions  que  ce  fluide 
exerce,  et  qui  suivent  les  mêmes  règles  que  les  pressions  exercées  par 
•les  liquides  ;  ce  qui  a  permis  de  les  comparer  aux  poids  des  colonnes  d'eau 
ou  de  mercure  qu'elles  étaient  capables  dé  tenir  en  équilibre.  Torricelli 
reconnut  cette  propriété ,  à  laquelle  nous  devons  Tinvention  du  baro- 
mètre. Ces  pressions  ont  lieu  dans  tous  les  sens,  en  vertu  de  la  fluidité 
parfaite  des  molécules,  et  tous  les  corps,  en  contact  avec  lui  wsont  soumis  à 
leur  action. 

60.  Réciproquement,  l'air  peut  être  regardé  comme  soumis  à  une 
pression  exercée  par  les  corps  qui  le  limitent  dans  un  espace  déterminé; 
pression  qui,  toutes  les  fois  qu'elle  varie,  produit  un  changement  dans  le 
volume  occupé  par  les  molécules  de  cet  air.  Mariette  a  reconnu  par  des 
expériences  que  le  volume  est  toujours  en  raison  inverse  de  la  pression, 
ou  bien  que  la  densité  de  Tair  croît  proportionnellement  à  la  pression, 
pourvu  que  la  température  reste  la  même,  ce  qui  exige  qu'on  laisse  re- 
froidir l'air  comprimé;  et  cette  loi  remarquable,  qui  s'applique  à  tous  les 
fluides  élastiques,  porte  son  nom. 

61  •  Ces  principes  généraux  suffisent  pour  expliquer  les  effets  des  pompes 
à  eau  ;  et,  comme  ils  sont  établis  d'une  manière  exacte,  et  applicables  en 
toute  circonstance ,  les  machines  qui  ne  reçoivent  leur  mouvement  que 
de  l'air  peuvent  être  étudiées  jusque  dans  leurs  moindres  détails  par  la 
théorie  mécanique. 

62.  On  distingue  deux  espèces  de  pompes  :  la  pompe  aspirante  et  la 
pompe  aspirante  et  foulante. 

65.  La  pompe  aspirante  se  compose  de  deux  parties  distinctes  :  l'une 
appelée  le  corps  de  pompe,  l'autre  le  tuyau  d'aspiration  (pi.  V,  fig.  6). 

Le  corps  de  pompe  est  un  cylindre  d'une  certaine  largeur  qui  se  réunit 

à  un  tube  plus  étroit  plongeant  dans  un  réservoir  d'eau.  Le  corps  de 

pompe  est  séparé  du  tuyau  d'aspiration  par  une  soupape  S,  qui  s'ouvre  de 

bas  en  haut.  Le  piston  P,  qui  se  meut  dans  le  corps  de  pompe,  est  percé 

2«p.  " 
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dans  son  milieu  et  porte  une  soupape  Sy  qui  s'ouvre  dans  le  même  seiis 
que  l'autre.  L'étendue  que  le  piston  parcourt  s'appelle  là  course  du 
piston. 

Le  piston  étant  au  bas  de  sa  coursé  et  reposant  sûr  le  fond  du  corps  de 
pompe,  les  deux  soupapes  se  trouvent  fermées.  Si  l'on  soulève  le  pîsioh, 
il  se  fait  un  vide  au-dessous,  et  Taîr  qui  se  trouve  dans  le  tuyaii  d'aspira- 
tion soulève  la  soupape  S  et  pénètre  clans  le  corps  de  pompe.  Dès  lôrs, 
cet  air  occupant  un  espace  plus  grand  que  celui  qu'il  occupait,  ne  peut 
plus,  par  son  ressort,  faire  équilibre  au  poids  de  Tair  extérieur,  tl  faiil, 
par  conséquent,  que  le  liquide  s'élève  à  une  certaine  hauteur,  de  manière 
que  la  colonne  d'eau  soulevée,  plus  le  ressort  qui  reste,  fassent  équilibre 
à  la  pression  extérieure  de  l'air. 

Le  piston  redescend  ensuite  :  le  ressort  de  l'air  qui, était  diminiië  devient 
égal  au  ressort  de  l'air  extérieur,  et  finit  niême  par  devenir  pliis  grand. 
Une  fois  que  cette  condition  est  remplie,  la  soupape  s,  qui  est  soumise 
alors  à  une  pression  plus  forte  de  bas  en  haut  que  de  haut  en  bas,  s'ouvre, 
l'air  s'échappe,  et  le  piston  est  ramené  sans  effort  jusqû'àii  bas  de  sa 
course. 

On  remonte  de  nouveau  le  piston,  la  soupape  s  se  ferme  aussitôt,  et,  s'il 
y  a  encore  de  l'air  dans  le  tuyau  d'aspiration,  il  soiilève  la  soupape  S,  qiij 
s'était  refermée  lors  de  la  descente  du  piston,  et  se  précipite  dans  l'espace 
vide.  Cet  air  perdant  son  ressort  et  augmentant  de  volume,  rie  peut  pliis 
faire  équilibre  à  l'air  extérieur  ;  par  conséquent  il  faut  que  reâtl  nlôhte 
encore  d'une  certaine  quantité. 

Après  plusieurs  coups  de  piston ,  Teau  moriteira  ju&qu'à  là  soupape  S 
ou  même  jusque  dans  le  corps  de  pompe.  Si  Veûu  à  pu  s^éleveÉ*  dans 
le  corps  de  pompe,  le  piston  en  descendant  fera  feritiet  là  Soupape  îti- 
férieure;  la  soupape  supérieure  s'ouvrira,  et  tout  l'air  renfermé  dans 
l'espace  compris  entre  les  deux  soupapes  s'échappera.  En  ieûritit  le 
piston  nous  ferons  un  vide,  et  comme  la  pressidil  extérieure  est  cdtistrititè, 
il  en  résultera  que  l'eau  s'élèvera  |)out'  retnplir  ce  vide.  En  descendant 
le  piston,  l'eau  traversera  la  s()ùpàt)è  s  et  vîeiidrâ  se  loger  daris  là  partie 
supérieure.  Alors,  en  fcontinuant  le  jeu  du  piston,  on  forcera  l'eàti  à 
s'élever  à  une  hauteur  indéfinie ,  si  la  force  qui  fait  mouvoir  la  ^6mpe  est 
suffisante. 

64.  Telle  est  la  construction  de  la  machine  appelée  pompe  aspirante. 
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Il  s'agît  d'examiner  plus  particulièrement  les  circonstances  de  son 
mouvement  et  d'obtenir  la  mesure  de  ses  effets. 

65.  L'eau  ne  pouvant  s'élever  dans  le  tuyau  d'aspiration  qu'en  vertu 
de  la  pression  que  l'atmosphère  exerce  sur  la  surface  du  liquide  dans 
lequel  il  plonge,  il  est  évident  C[ue  pour  que  l'eau  pénètre  dans  le  corps  de 
pompe  et  parvienne  au-dessus  de  la  tète  du  piston ,  il  faut  que  le  corps 
de  pompe  soit  placé  à  une  hauteur  inférieure  à  celle  à  laquelle  l'eau  peut 
être  élevée  par  la  pression  atmosphérique.  Â  la  surface  de  la  terr^  et  au 
niveau  de  la  mer,  cette  hauteur  est  moyennement  de  10"", 336,  et  la  pres- 
sion d'une  colonne  d'eau  de  cette  hauteur  est  égale  à  celle  d'une  colonne 
de  naercure  de  O^jTjS,  puisque  le  niercure  pèse  13,59  fois  plus  que  l'eau. 
Si  cette  condition  est  remplie,  l'eau  montera  dans  le  corps  de  pompe,  et 
Ion  pourra  calculer  les  dilatations  successives  de  l'air  et  les  élévations 
correspondantes  du  liquide  opérées  par  le  jeu  de  la  machine. 

66.  Soient: 

L'espace  compris  entre  la  soupape  dormante  et  la  tête  du  piston  au 
point  le  plus  bas  de  sa  course =e; 

Ce  que  devient  cet  espace  lorsque  le  piston  eat  parvenu  au 
point  le  plus  haut  de  sa  montée. =E; 

La  section  horizontale  du  vide  intérieur  du  tuyau  d'aspiration.     =5; 

La  distance  variable  de  la  soupape  dormante  à  la  superficie  de 
l'eau  dans  le  tuyau  d'aspiration =1/; 

La  distance  fixe  de  la  même  soupape  à  la  superficie  de  l'eau 
du  réservoir =0; 

Le  piston  étant  baissé,  l'air  compris  dans  l'espace  e  est  de  l'air  naturel 
dont  nous  désignerons  le  ressort  par  h^  c'est-à-dire  que  nous  ferons  h 
égal  à  la  hauteur  d'une  colonne  d'eau  qui  exercerait  la  même  pression 
=  10~,336; 

Et  l'air  compris  dans  le  tuyau  d'aspiration ,  ou  dans  l'espace  sy^  est  de 
l'air  raréfié,  dont  nous  désignerons  le  ressort  par  x. 

Les  choses  étant  dans  cet  état,  si  on  lève  le  piston ,  le  l'essort  de  l'air 
diminue  et  l'eau  monte  dans  le  corps  de  pompe.  Nommons  : 

y'  la  nouvelle  distance  de  la  soupape  dormante  à  la  superficie  de  l'eau, 
X  le  nouveau  ressort  de  l'air,  et  cherchons  la  valeur  de  y'  et  de  x: 

67.  Pour  cela,  il  faut  observer  que  la  masse  d'air  qui,  avant  l'élévation 
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du  piston 9  était  renfennée  dans  l'espace  e  +  sy,  se  trouve,  après  cette 
élévation ,  renfennée  dans  l'espace  E+sy'. 

n  étant  la  pesanteur  spécifique  de  l'air  non  raréfié,  la  masse  dair 
comprise  dans  l'espace  e  sera  égale  à  Tre. 

Pour  avoir  la. pesanteur  spécifique  i:  de  l'air  raréfié,  compris  dans  le 
tuyau  d'aspiration ,  et  dont  le  ressort  est  x\  il  n'y  a  qu'à  la  comparer  à 
celle  de  l'air  non  raréfié  qui  occuperait  le  même  espace. 

On  a  la  proportion  : 

Al.  a?  .•  TT.  ir  ="^» 
la  masse  d'air  raréfié  comprise  dans  le  tuyau  d'aspiration  sera  donc  : 

T'y' 

et  par  conséquent,  la  masse  d'air  comprise  dans  l'espace  e+sy  sera 
égale  à 

.    nx 
7r6+  -^  $y. 

Nous  avons  dit  que  cette  masse  d'air  se  trouve,  après  l'élévation  du  pis- 
ton, enferméo  dans  l'espace  E  +«/'  et  que  son  ressort  est  x\  L'expression 
de  ce  ressort  s'obtiendra  également  en  le  comparant  à  celui.de  l'air  non 
raréfié  qui  occuperait  le  même  espace. 

La  masse  de  cet  air  non  raréfié  serait  7r(Ë+^')  et  son  ressort  h. 

On  aura  la  proportion 

Tt{E  +  sy'):7:e  +  —  sy::h:x'; 

68.    Lorsque  le  ressort  de  l'air  enfermé  dans  le  tuyau  d'aspiration 
était  égal  à  x^  ce  ressort,  joint  au  poids  de  la  colonne  d'eau  dont  la  hau«. 
teur  est  égal  à  a — t/,  exerçait  sur  la  superficie  de  l'eau  du  réservoir  une 
pression  égale  à  celle  de  l'air  extérieur.  Cette  considération  fournit  l'jé- 
quation 

x  +  a — y=ft,  ou  x— y=fc — a; 

et  l'on  a  de  plus,  par  une  raison  absolument  semblable,  l'équation 

X  —  y'=h — a. 
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ËliminaDty  au  moyen  de  ces  deux  équations^  les  quantités  y  et  y'  de 
réquation 

et  faisant  h — a  =  6,  on  a,  toutes  réductions  faites,  l'équation 


s-'±i/(^r+T^-»- 


et  lorsqu'il  n'y  a  aucun  espace  entre  le  point  le  plus  bas  de  la  descente 
du  pislon  et  la  soupape  dormante  : 


Il  est  évident  que  celle  des  deux  racines  de  Téquation  qui  donne  x'>h 
doit  être  rejetée. 

69.  La  valeur  de  x  étant  calculée,  on  trouve  celle  de  y'  par  1  équation 

y^=x'—b. 

70.  On  peut,  au  moyen  de  ces  deux  équations,  trouver  les  densités 
successives  de  l'air  dans  le  tuyau  d'aspiration ,  les  hauteurs  successives 
auxquelles  l'eau  s'élève  dans  ce  tuyau ,  et  la  quantité  dont  elle  s'élève  à 
chaque  coup  de  piston. 

En  MTet,  supposons  qu'il  n'y  ait  encore  aucun  coup  dé  piston  donné, 
on  a  â;=:  A,  et  les  valeurs  de  x  et  de  y\  trouvées  par  la  substitution  de  h 
dans  les  équations  de  l'art.  66,  donneront  le  ressort  de  l'air  et  l'élévation 
de  l'eau  après  le  premier  coup  de  piston. 

Substituant  la  valeur  trouvée  pour  le  ressort  de  l'air,  au  lieu  de  x^ 
dans  la  même  équation  générale,  on  aura  les  valeurs  de  x  et  y,  corres- 
pondantes au  second  coup  de  piston,  et  ainsi  de  suite,  pour  un  nombre 
de  coups  quelconques.  Prenant,  après  cela,  les  différences  successives  des 
valeurs  de  y^  on  aura  la  quantité  dont  l'eau  s'est  élevée  à  chaque  coup 
de  piston. 

71.  Les  équations  x — y =6,  et  x — y =6  donnent  x— y  =  a?' — y  y 
ou  y — y  =  x — x'.  Il  est  évident  que  s'il  arrivait  que  l'eau  cessât  de 
monter  dans  un  tuyau  d'aspiration,  la  différence  de  y — y  de  deux  hau- 
teurs consécutives  serait  égale  à  zéro  :  on  aurait  donc  x — x=o,  et  sub- 
stituant les  valeurs  de  x  de  l'art.  66  dans  cette  équation,  il  en  résulterait 
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ce  qui  donne,  toutes  réductions  faites  :    . 

Cette  valeur,  substituée  dans  l'équation  x — y=A — a,  donne  : 

E— «, 

72.  n  résulte  de  ces  équations  que  lorsqu'il  y  a  un  espace  entre  le 
point  le  plus  bas  de  la  marche  du  piston  et  la  soupape  dormante ,  l'eau 
pourra  s'arrêter  avant  d'arriver  à  cette  soupape,  et  cet  effet  aura  lieu 

toutes  les  fois  que  a  sera  plus  grand  que  —g-  h.  Si  la  soupape  dormante 

est  à  la  séparation  du  corps  de  pompe  et  du  tuyau  d'aspiration,  le  rapport 

E—- c 

-p-  sera  celui  de  la  longueur  que  parcourt  le  pistpn ,  dans  une  montée 

ou  descente,  à  la  distance  qu'il  y  a  depuis  le  point  le  plus  haut  de  sa 
course  jusqu'à  l'extrémité  inférieure  du  corps  de  pompe. 

75.  On  voit  assez  aisément,  sans  calcul,  que  l'eau  doit  s'arrêter  au- 
dessous  de  la  soupape  dormante,  lorsque,  levant  le  piston,  l'air  naturel 
renfermé  dans  l'espace  e,  et  se  dilatant  dans  l'espace  E/aura  encore, 
après  cette  dilatation,  un  ressort  égal  à  celui  de  l'air  renfermé  au-dessous 
de  cette  soupape.  Il  est  évident  qu'alors  l'air  inférieur  ne  tendra  point  à 
passer  dans  le  corps  de  pompe,  qu'il  n'y  aura  point  d'augmentation  de 
raréfaction ,  et  par  conséquent  d'ascension  d'eau.  C'est  en  effet  ce  que 

donne  Téquation  x=jh,  oixx  exprime  le  ressort  de  l'air  au-dessous  de 

la  soupape  dormante ,  et  ^h\e  ressort  qu'acquiert  l'air  en  se  dilatant  de 
l'espace  e  dans  l'espace  E. 
74.  Le  cas  où  Ton  a  a=  --g-  h  donne  y =o ,  et  alors  l'eau  doit  monter 

jusqu'à  la  soupape  dormante  :  celui  où  l'on  a  a  <  -g—  h  rend  y  négatif, 

et  alors  l'eau  doit  s'élever  au-dessus  de  cette  soupape. 

78.  Lorsqu'il  n'y  a  point  d'espace  entre  le  point  le  plus  bas  de  la 
marche  du  piston  et  la  soupape  dormante ,  alors  l'eau  doit  toujours  mon- 
ter ;  car,  en  faisant  dans  la  dernière  équation  de  l'art.  66  la  substitution 
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qu'on  a  faite  dans  celle  qui  la  précède,  on  trouve  E=o,  c'ést-à-dirë  qu'A 
faudrait,  pour  que  l'eau  ne  montât  pas,  que  la  marche  du  piston  fût  tîulle. 
On  trouve  la  même  chose. eii  faisant  e=o,  dans  l'équation 

E— e, 

y  =  a ^h; 

car  il  en  résulte  y=o— fe,  taleUr  qui  est  négative,  puisqu'on  a  fc>a; 
ainsi  l'eau  parviendra  toujours  au*dessus  de  la  soupape  dormante,  quand 
on  aurac=o  *. 

76.  Si  Ton  veut  avoir  la  mesure  de  l'eflFort  qu'il  faudra  faire  pour  sou- 
lever le  piston,  il  n'y  a  qu'à  prendre  la  différence  des  pressions  qui  ont 
lieu  dans  la  partie  supérieure  et  dans  la  partie  inférieure. 

Dans  la  partie  supérieure  nous  avons  à  surmonter,  en  soulevant  le 
piston,  la  pression  de  l'air  et  le  poids  de  la  colonne  d'eau  qui  repose  sur 
le  piston  ;  en  désignant  toujours  la  première  par  h  et  la  seconde  par  P, 
nous  aurons  pour  la  pression  supportée  par  la  tète  du  piston  fe  +  P.  Sur 
la  partie  inférieure  du  piston,  nous  avons  la  pression  de  Tair  qui  agit  par 
l'intermédiaire  de  Teau,  diminuée  du  poids  de  la  colonne  d'eau  qui  va 
depuis  la  base  inférieure  du  piston  jusqu'au  réservoir,  et  qui  agit  en  sens 
contraire  de  la  pression  atmosphérique;  par  conséquent,  en  désignant  le 
poids  de  cette  colonne  d'eau  par  p,  la  pression  exercée  sur  la  base  infé- 
rieure du  piston  sera  exprimée  parfe — p;  retranchant  ces  deux  expressions 
l'une  de  l'autre,  nous  aurons  P4-/>>  c'est-à-dire  le  poids  de  la  colonne 
d'eau  au-dessus  du  piston,  plus  le  poids  de  la  colonne  d'eau  inférieure, 
pour  mesure  de  l'effort  nécessaire  pour  soulever  le  piston. 

77.  Lorsque  le  piston  descend,  on  n'a  à  exercer  que  l'effort  nécessaire 
pour  vaincre  les  frottements  ;  car,  dès  le  moment  que  le  piston  descend, 
la  soupape  supérieure  s'ouvre,  et  le  piston  nage  librement  dans  l'air  ou  le 
liquide. 

7Ô.  En  résumé,  nous  pouvons  établir  que,  pour  assurer  le  jeu  de  la 
pompe  aspirante,  il  faut,  1*  que  le  corps  de  pompe  sdlt  placé  à  une  hau- 
teur rfiôiridre  de  10",336  au-dessus  du  réservoir  d'eau;  ou,  pour  mieux 
dire,  à  une  hauteur  inférieure  à  celle  à  laquelle  l'eau  peut  être  élevée  par 
là  pression  atmosphérique  ; 

2^  Que  lé  piston  descende  et  vienne  s'appliquer  exactement  sur  la  base 

*  Nouvelle  architecture  hydraulique  de  M.  de  Prony.  Paris,  1790. 
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inférieure  du  corps  de  pompe,  de  manière  qu'il  ne  reste  aucun  espace  où 
Tair  puisse  se  loger  entre  le  dessous  du  piston  et  la  soupape  dormante 
placée  à  la  séparation  du  corps  de  pompe  et  du  tUyau  d'aspiration  ; 

3®  Que  la  force  appliquée  à  la  tige  du  piston,  et  qui  détermine  son  mou- 
vement, soit. plus  grande  que  la  somme  des  poids  de  la  colonne  d'eau  au- 
dessus  du  piston,  plus  la  colonne  d'eau  inférieure,  et  qu'elle  puisse  vaincre 
en  outre  le  frottement  du  piston  et  les  autres  résistances. 

79.  Là  pompe  aspirante  et  foulante  a  ,  comme  la  première,  un  corps 
de  pompe  et  un  tuyau  d'aspiration,  qui  sont  séparés  par  une  soupape  S  qui 
s'ouvre  de  bas  en  haut  ;  mais,  au  lieu  d'avoir  le  piston  percé  et  garni  d'une 
soupape,  le  piston  est  solide,  et  la  soupape  s  est  placée  sur  le  côté  du 
corps  de  pompe,  à  l'oriSce  d'un  tuyau  latéral,  qui  d  abord  marche  presque 
horizontalement,  et  s'élève  ensuite  parallèlement  au  corps  de  pompe.  La 
soupape  s'ouvre  du  dedans  au  dehors. 

Supposons  que  le  piston  soit  au  bas  de  sa  course,  les  soupapes  S,  $  fer*- 
mées.  En  retirant  le  piston,  on  fait  le  vide  dans  l'intérieur,  au-dessous  du 
piston;  la  soupape  latérale  reste  fermée  par  la  pression  extérieure  de 
l'air,  qui  agit  par  le  tube  ;  mais  la  soupape  inférieure  doit  s'ouvrir  d'après 
sa  position;  d'où  résulte  une  raréfaction  de  l'air  dans  le  tuyau  d'aspira- 
tion, et  une  élévation  d'une  certaine  colonne  d'eau,  comme  dans  la  pre- 
mière pompe. 

On  descend  ensuite  le  piston  ;  l'espace  dans  lequel  l'air  s'était  dilaté 
diminue,  l'air  se  comprime,  la  soupape  inférieure  se  ferme;  mais  la  sou- 
papo  latérale  doit  s'ouvrir,  lorsque  l'effort  intérieur  sera  plus  grand  que 
l'efiTort  extérieur,  et  l'air  s'échappera  par  cette  soupape,  de  manière  que  le 
piston  pourra  être  ramené  en  bas  immédiatement  en  contact  avec  le  fond 
du  corps  de  pompe. 

En  remontant  le  piston,  on  fera  de  nouveau  le  vide,  l'air  se  précipitera 
en  ouvrant  la  soupape,  et  l'eau  montera  à  une  certaine  hauteur. 

Après  pïusîeui^s  coups  de  piston,  on  introduira  l'eau  dans  le  corps  de 
pompe,  pourvu  qu'on  ait  rempli  cette  condition,  de  se  placer  à  une  hau- 
teur moindre  de  10", 336.  Une  fois  que  l'eau  est  dans  le  corps  de  pompe, 
le  piston,  en  descendant,  presse  l'eau  et  la  force  à  ouvrir  la  soupape  laté- 
rale, pour  se  loger  dans  le  tuyau.  La  colonne  dans  le  tuyau  presse  au  con- 
traire sur  la  base  en  raison  de  la  hauteur,  et  si  Von  peut  disposer  d'une 
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puissance  supérieure  à  cette  pression,  on  pourra  faire  monter  Teau  à  une 
hauteur  proportionnée  à  cette  puissance. 

Tel  est  le  jeu  de  la  pompe  aspirante  et  foulante. 

80.  Pour  avoir  la  mesure  exacte  de  la  force  qu'il  faut  employer  pour 
faire  marcher  cette  machine,  nous  ferons  obsei^er  d'abord  que  Teau  ne 
dépassant  jamais  le  piston,  Teffort  qu'il  faut  faire  pour  monter  ce  piston  est 
égal  au  poids  de  la  colonne  d'eau  soulevée  par  aspiration.  Mais,  quand  le 
piston  descend,  il  ne  nage  plus  librement,  comme  dans  le  cas  de  la  pompe 
aspirante;  il  faut  qu'il  comprime  l'eau  et  la  force  à  passer  par  la  soupape 
latérale,  pour  s'élever  par  le  tube  parallèle  au  corps  de  pompe,  et,  par 
conséquent,  il  faut  un  effort  qui  soit  supérieur  au  poids  de  la  colonne 
d'ascension. 

81.  Il  y  a  un  grand  avantage  à  régulariser  ces  deux  efforts.  Cela  est 
très-facile,  toutes  les  fois  qu'il  s'agit  d'élever  l'eau  à  une  hauteur  moindre 
de  20  mètres,  parce  qu'alors  on  peut  diviser  en  deux  parties  égales  cette 
hauteur  et  placer  le  corps  de  pompe  de  manière  que  l'effort  à  faire  pour 
soulever  le  piston,  ou  le  poids  de  la  colonne  d'eau  soulevée  en  aspirant, 
soit  égal  à  l'effort  à  faire  pour  faire  descendre  le  piston,  ou  au  poids  de  la 
colonne  d'eau  élevée  dans  le  tube  d'ascension. 

82.  Mais  si  l'on  devait  élever  l'eau  à  plus  de  20  mètres,  alors,  comme 
on  ne  peut  pas  se  placer  à  plus  de  10",336  au-dessus  du  réservoir,  il 
faudra  faire  un  effort  plus  grand  pour  élever  l'eau  dans  le  tube,  que  pour 
la  faire  arriver  dans  le  corps  de  pompe  ;  c'est-à-dire  que  l'effort  nécessaire 
pour  faire  descendre  le  piston  sera  plus  grand  que  Teffort  à  faire  pour  sou- 
lever ce  même  piston. 

83.  La  force  nécessaire  pour  faire  monter  le  piston  dans  la  pompe 
aspirante,  et  pour  le  faire  descendre  dans  la  pompe  aspirante  et  foulante, 
est  égale  au  poids  de  la  colonne  d'eau  soulevée.  Et  comme  le  poids  d'une 
colonne  d'eau  de  10  mètres  de  hauteur  exerce  une  pression  de  1  kilo- 
gramme sur  chaque  centimètre  superficiel  de  sa  base,  on  peut  le  prendre 
pour  unité  de  mesure,  et  dire  qu'il  faudra  exercer  sur  le  piston  un  effort 
de  1,  2,  3,  4,  etc.»  kilogrammes  par  centimètre  carré  de  sa  base,  suivant 
que  l'on  voudra  élever  l'eau  à  10,  20,  30,  40,  etc.,  mètres  de  hauteur. 
Cet  effort  peut  devenir,  comme  on  voit,  très^-considérable  :  aussi  l'usage 
des  pompes  aurait-il  été  très-borné,  si  l'on  n'avait  pas  découvert  un  mo- 
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teur  qui  permit  d'imprimer  à  la  tige  du  piston  une  impulsion  très-considc** 
rable.  Ce  moteur,  on  Ta  trouvé  dans  la  force  expansive  de  la  vapeur. 

ComparsUion  entre  Itm  dlflérento  meyeiui  qiio  ron  peut  cmpleycr  pour  fearnlr 

de  reaa  à  ane  Tille. 

84.  Lorsqu'on  veut  fournir  de  l'eau  à  une  ville,  il  faut  examiner  s'il 
existe  dans  les  environs  des  sources,  ruisseaux  ou  rivières  dont  les  eaux 
saines  et  abondantes  peuvent  arriver  avec  une  pente  convenable  sur  les 
points  les  plus  élevés  du  sol,  et  être  distribuées  dans  toute  son  étendue,  ou 
bien  si  l'on  doit  avoir  recours  aux  machines  afin  d'élever  les  eaux  au- 
dessus  de  leur  niveau  naturel.  Bien  souvent  il  est  possible  d'employer  l'un 
ou  l'autre  de  ces  moyens,  et  le  choix  doit  dépendre  de  la  qualité  des  eaux, 
de  la  sûreté  de  la  distnbution  et  de  Yéconomie  dans  la  dépense. 

QS.  Si  l'on  n'a  pas  encore  fait  usage  des  eaux  que  Ton  veut  amener,  il 
est  indispensable  de  s'assurer  si  elles  sont  salubres  et  propres  à  tous  les 
besoins  de  Téconomie  domestique. 

L'eau  ne  se  trouve  jamais  pure  dans  la  nature  :  Feau  de  pluie  ou  de 
neige  fait  tout  au  plus  exception  ;  encore  y  existc-t-il  de  l'air  en  dissolution. 

Elle  contient  presque  toujours  des  matières  salines,  souvent  du  sel  ma- 
rin et  des  sels  calcaires;  quelquefois  des  sels  ferrugineux,  du  sulfate  de 
magnésie;  quelquefois  aussi  de  l'acide  carbonique  et  de  l'hydrogène  sul- 
furé libre  ou  combiné,  etc.  Quand  elle  est  sapide  ou  qu'elle  contient  une 
quantité  remarquable  de  sels,  et  capable  d'agir  sur  l'économie  animale, 
elle  prend  le  nom  d'eau  minérale  :  on  donne  plus  particulièrement  le  nom 
d'eau  salée  à  l'eau  de  mer  et  des  sources  abondantes  en  sel  marin.  Quand, 
au  contraire,  l'eau  n'a  pas  de  saveur  sensible,  et  qu'elle  ne  contient  que 
très-peu  de  sels,  elle  prend  le  nom  d'eau  douce  :  telles  sont  les  eaux  de 
la  plupart  des  rivières  et  des  fontaines.  On  peut  les  regarder  comme  bonnes 
à  boire  lorsqu'elles  sont  vives,  limpides,  sans  odeur;  qu'elles  cuisent  bien 
les  légumes  ;  qu'elles  dissolvent  le  savon  sans  donner  lieu  à  des  grumeaux; 
qu'elles  ne  sont  fortement  troublées  ni  par  le  nitrate  de  baryte,  ni  par  le 
nitrate  d'argent,  ni  par  Toxalate  d'ammoniaque  ;  et  qu'enfin,  évaporées 
jusqu'à  siccité,  elles  ne  laissent  qu'un  faible  résidu  '• 

>  Trttit4  de  Mmi9  élémintattethéùriqiu  et  praUquej  par  U*  Thénard.  Paris^  1817. 
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Lorsqu'on  vout  avoir  des  indications  plus  précises  que  celles  qui  sont 
fournies  par  ces  caractères  physiques  et  chimiques,  il  faut  avoir  recours 
à  une  analyse  exacte  qui  donne  les  moyens  d'apprécier  la  quantité  et  la 
nature  des  substances  gazeuses  tenues  en  solution  dans  les  eaux,  les 
proportions  des  principes  fixes  ou  matières  inorganiques  qu'elles  renfer- 
ment,  et  même  la  présence  des  substances  organiques  qui,  par  leur  dé- 
composition, peuvent  non-seulement  donner  à  l'eau  des  qualités  mal- 
saines, mais  peuvent  la  priver  de  tout  le  gaz  oxygène  qui  rend  les  eaux 
potables. 

Enfin^  si  les  eaux  doivent  être  amenées  par  un  canal  de  dérivation,  il 
faut  avoir  égard  à  la  nature  du  terrain  dans  lequel  le  lit  sera  creusé,  s'as- 
surer s'il  ne  renferme  pas  des  sels  calcaires  ou  d'autres  substances  qui 
puissent  se  dissoudre  dans  l'eau  et  la  rendre  impropre  aux  usages  de 
la  vie. 

Sous  ce  rapport,  les  canaux  en  terre  présentent  des  inconvénients  très- 
grands,  lorsqu'il  s'agit  de  conduire  une  faible  quantité  d'eau  ;  mais  ils  di- 
minuent sensiblement  lorsque  cette  quantité  est  considérable;  aussi  ob- 
serve-t-on  que  les  eaux  des  ruisseaux  et  petites  rivières,  qui  sont  pures  à 
leur  source,  perdent  leur  bonne  qualité  à  mesure  qu'elles  s'en  éloignent, 
tandis  que  dans  les  grandes  rivières,  telles  que  la  Seine,  par  exemple,  elles 
n'éprouvent  pas  la  même  altération,  en  raison  de  leur  grand  volume  et 
de  leur  vitesse.  Le  canal  de  TOurcq  offre  Texemple  d'une  dérivation  dont 
les  eaux,  ayant  peu  de  vitesse,  contractent  un  goût  désagréable  par  leur 
séjour  prolongé  dans  un  lit  composé  de  plusieurs  sels  calcaires  et  conti- 
nuellement rempli  de  substances  organiques  dans  toutes  les  périodes  de 
décomposition. 

Les  canaux  couverts  conservent  à  l'eau  ses  qualités  primitives,  et  la 
considération  de  la  dépense  peut  seule  les  faire  rejeter. 

Enfin  lorsqu'une  eau  pure  et  saine  se  trouve  sur  les  lieux  mêmes  où 
Ton  veut  en  opérer  la  distribution,  et  qu'il  n'y  a  qu'à  l'élever  par  des  ma- 
chines, nul  doute  qu'il  n'en  résulte  aucune  altération  et  que,  toutes  choses 
égales  d'ailleurs,  ce  mode  ne  doive  être  préféré. 

86.  Les  canaux  creusés  en  terre  ont  encore  plusieurs  inconvénients, 
sous  le  rapport  de  la  sûreté  de  la  distribution  :  !•  celui  d'être  exposés  aux 
dégradations  causées  par  la  malveillance,  l'intempérie  des  saisons,  et  les 
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filtrations  ;  S"*  de  faire  éprouver  une  perte  d'eau  par  l'évaporation,  au  mo- 
ment où  les  sources  sont  le  moins  abondantes. 

Dans  les  canaux  nouvellement  ouverts,  les  pertes  d'eau  sont  toujours 
très-considérables  ;  elles  diminuent  à  mesure  que  les  terres  s'abreuvent  ; 
et  Ton  parvient  quelquefois  en  peu  d'années  à  fermer  les  principales  voies 
d'absorption,  en  sorte  qu'il  ne  reste  plus  qu'une  consommation  moyenne 
et  constante,  qu'on  ne  cherche  plus  à  combattre  ;  il  suf&t  alors  de  s'assurer 
si  l'on  peut  disposer  d'un  assez  grand  volume  d'eau  pour  faire  la  part  de 
ces  causes  de  déchet.  Mais  si  le  canal  est  ouvert  dans  un  terrain  aride  et 
perméable,  et  sur  des  bancs  de  rochers  parsemés  de  fentes  verticales  et 
horizontales,  on  ne  doit  plus  compter  sur  une  proportion  fixe  de  déchet, 
on  ne  doit  plus  s'attendre  surtout  à  éviter  les  interruptions  de  service, 
même  en  augmentant  les  frais  et  les  travaux  de  revêtement.  On  sait  bien 
que  lorsqu'une  dégradation  s'est  manifestée  on  peut  la  réparer  à  prix 
d'argent  :  mais  cela  ne  suffit  plus  lorsque  les  eaux  doivent  être  distribuées 
dans  une  ville;  il  faut  que  l'on  ait  la  certitude  que  ces  cas  seront  très-rares 
et  qu'ils  ne  produiront  pas  une  suspension  totale  dans  l'écoulement.  Qu'on 
se  figure  l'anxiélé  d'une  ville  populeuse  où  l'eau  manque  subitement,  et 
l'on  n'hésitera  pas  à  préférer  les  aqueducs  ou  les  machines.  Les  aqueducs 
peuvent  être  construits  avec  solidité,  et  les  machines  peuvent  se  multi- 
plier de  manière  à  n'avoir  à  craindre  aucune  inten*uption. 

Le  canal  de  l'Ourcq  a  été  construit  avec  beaucoup  de  soin,  et  l'on  ma 
rien  épargné  pour  rendre  les  berges  parfaitement  étanches.  Cependant, 
non-seulement  il  y  a  encore  beaucoup  d'infiltrations,  mais  il  arrive  assez 
fréquemment  des  avaries  qu'on  ne  peut  réparer  qu'en  interceptant  tout  à 
fait  l'écoulement  des  eaux.  De  là  les  réclamations  de  la  part  des  conces- 
sionnaires. Que  serait-ce  si  l'approvisionnement  de  Paris  dépendait  uni- 
quement de  l'arrivée  de  ces  eaux  ! 

87.  Les  frais  que  peuvent  occasionner  l'ouverture  d'un  canal  ou  la 
construction  d'un  aqueduc  en  maçonnerie  dépendent  des  obstacles  na- 
turels résultant  de  la  situation  des  ouvrages,  de  la  distance  à  laquelle  il 
faut  prendre  les  eaux,  et  du  volume  auquel  il  s'agit  de  fournir  un  écoule- 
ment. L'évaluation  de  ces  dépenses  ne  peut  pas  être  soumise  à  une  règle 
générale,  mais  on  peut  reconnaître  que  dans  chaque  cas  particulier  elles 
varient  avec  le  volume.  La  section  d'eau  vive  est,  en  eflfet,  proportionnelle 
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à  la  dépense  d'eau^  la  vitesse  restant  la  .même.  Or,  tout  changement  dans 
cette  section  en  entraîne  un  dans  le  travail  du  canal,  puisqu'on  ne  peut 
robtenir  qu'en  augmentant  la  profondeur  d'eau,  ce  qui  exige  qu'on  l'en- 
fonce davantage  ou  qu'on  donne  plus  d'épaisseur  aux  digues,  ou  bien  en 
élargissant  le  fond  de  la  cuvette,  ce  qui  produit  également  une  augmenta* 
tion  dans  le  cube  des  ouvrages.  Dans  l'un  ou  l'autre  cas  cette  augmentation 
n'est  pas  exactement  proportionnelle  à  la  section  :  elle  croit  dans  un  moin- 
dre rapport. 

Lorsqu'on  emploie  des  machines,  la  dépense  est  au  contraire  propor- 
tionnelle au  volume  d'eau  à  fournir,  parce  que  la  valeur  d'une  machine  est 
sensiblement  proportionnelle  à  sa  force  ou  au  nombre  de  chevaux  de  vapeur 
qui  l'exprime,  et  qu'un  même  poids  de  charbon  doit  développer  le  même 
nombre  d'unités  dynamiques,  quelle  que  soit  la  puissance  de  cette  machine. 

Il  résulte  de  cette  diflférence  dans  le  rapport  d'accroissement  de  la  dé- 
pense, selon  qu'on  emploie  un  canal  ou  des  machines,  qu'il  y  a  dans 
chaque  cas  particulier  un  certain  volume  d'eau  pour  lequel  il  est  indifférent 
d'employer  un  canal  de  dérivation  ou  des  machines  à  vapeur,  et  que,  sui- 
vant que  le  volume  d'eau  se  trouve  au-dessus  ou  au-dessous  de  cette  limife, 
il  vaut  mieux  employer  l'un  ou  l'autre  de  ces  deux  systèmes. 

88.  Nous  allons  appliquer  ces  observations  à  rétablissement  du  canal 
de  rOurcq. 

Si  Ton  considère  ce  canal  comme  devant  former  l'extrémité  d'une  ligne 
navigable  qui  établirait,  par  exemple,  une  communication  entre  Paris  et 
la  Meuse,  et  comme  destiné  à  amener  la  quantité  d'eau  nécessaire  tant  aux 
besoins  de  Paris  qu'à  l'entretien  du  bassin  de  partage,  situé  à  La  Yillette, 
des  canaux  Saint-Denis  et  Saint-Martin;  si  cette  quantité  d'eau  est  de 
13,500  pouces  et  peut  être  réellement  dérivée  de  la  rivière  d'Ourcq,  en  y 
joignant  quelques  afDuents,  nul  doute  qu'on  ne  pouvait  atteindre  ce  double 
but  que  par  son  exécution. 

Mais  si  son  objet  spécial  est  de  fournir  à  Paris  l'eau  qui  lui  manque 
pour  les  besoins  journaliers  de  ses  habitants,  et  d'alimenter  le  canal  de 
la  Seine  à  la  Seine;  s'il  n'offire  aucune  utilité  sous  le  rapport  de  la  navi- 
gation ;  si  la  quantité  d  eau  qu'il  amène  n'est  que  de  7,000  pouces  environ, 
nous  reconnaîtrons  qu'il  aurait  mieux  valu  renoncer  à  son  établissement. 
Cela  n'anrait  pas  empêché  de  construire  le  canal  de  la  Seine  à  la  Seine, 
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puisqu'on  aurait  pu  dériver  de  la  Bcuvronne  les  1,200  pouces  qui  suffi- 
sent pour  Talinïenter,  au  moyen  d'une  rigole  ou  d'un  aqueduc  en  maçon- 
nerie, ou  mieux  encore  élever  ce  volume  d'eau  j^ar  les  mêmes  machines 
qui  auraient  fourni  la  quantité  d'eau  de  Seine  nécessaire  a  la  consommation 
journalière  des  habitants  de  la  capitale. 
Entrons  dans  la  discussion  de  ces  deux  moyens. 

Les  dépenses  faites  jusqu'au  1"  janvier  i816,  pour  la  construction  du  canal  de 
rOurcq»  s'élevaient  à  la  somme  de 44,353^418'  51« 

Les  dépenses  restant  à  faire  furent  estimées  par  la  Commis- 
sion nommée  en  4816^,  à  la  somme  de 0,973,450      » 

Total 24,326,468    54 

Les  droits  de  navigation  ont  été  évalués  à 60,000^ 

Les  fermages  des  récoltes  et  de  la  péche>  à 50,000 

440,000 
Il  faut  déduire,  pour  salaire   des   percepteurs ^  pontonniers  et 

«««•des *8.000')     30000 

Pour  l'entretien  annuel  et  autres  dépenses  courantes.   .    35,000  )         ' 

Reste 60,000 

qui,  à  5  pour  400,  représentent  un  capital  de 4,200,000 

La  dépense  s'élève  à 24,336,268 

Excédant  de  la  dépense  sur  le  capital  des  revenus.   .   .     23,426,268 


Ce  résultat  prouve  assez  que  le  canal  de  l'Oureq  ne  doit  être  considéré 
que  comme  une  rigole  destinée  à  alimenter  le  canal  do  la  Seine  à  la  Seine 
et  le  service  de  la  distribution  dans  Paris ^  puisque,  considéré  comme 
navigable,  la  dépense  excède  le  revenu  d'une  somme  aussi  forte. 

D'après  les  traités  faits  avec  la  Compagnie  qui  Ta  terminé,  la  ville 
s'est  réservé •  • i^OOO  pouces. 

La  quantité  d'eau  destinée  à  chacun  des  versants  du  canal  de  la 
Seine  à  la  Seine  est  de  4,500  pouces.' 3,000 

Total .     7,000  pouces. 


*  Rapport  d'une  Commission  spéciale  d'ingénieurs  du  corps  royal  des  ponts  et  chaussées,  sur 
h  situation  des  travaux  du  canal  de  TOurcq  et  de  ses  dépendances,  à  l'époque  du  4«' janvier  4816, 
et  sur  les  dépenses  qui  restent  à  faire  pour  terminer  cette  entreprise.  Paris,  4819. 
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Voyous  siy  pour  obtenir  ces  7,000  pouces  d'eau,  il  était  absolument  né- 
cessaire de  dépenser  23,126,268  francs. 

Les  4,000  pouces  d'eau  destinés  à  la  distribution,  en  les  supposant 
empruntés  à  la  Seine,  étant  jetés  immédiatement  dans  les  conduites,  il 
suffira  de  tenir  compte  de  leur  élévation  h  25  mètres  de  hauteur,  niveau 
lixé  par  le  bassin  de  La  Yillette. 

Les  3,000  pouces  destinés  à  la  navigation  devraient  être  portés  dans  ce 
bassin.  Plusieurs  moyens  se  présentent  pour  atteindre  ce  but  ;  mais  le  plus 
simple  consisterait  à  les  élever  successivement  dans  les  cinq  biefs  dont  so 
compose  le  canal  Saint-Martin ,  qui  établit  la  communication  entre  la 
Seine  et  le  bassin  de  La  Yillette;  ce  qui  reviendrait,  en  définitive,  à  élever 
les  3,000  pouces  à  25  mètres  de  hauteur,  sans  se  servir  d'aucun  intermé- 
diaire d'aqueduc  ou  de  conduite  pour  leur  faire  franchir  la  distance  de 
5,000  mètres  environ  qui  sépare  la  rivière  du  réservoir  supérieur  formant 
le  point  de  partage. 

On  aurait  donc  eu  7,000  pouces  d'eau  à  élever  à  25  mètres  de  hauteur  : 
ce  qui  fait  3,500,000  unités  dynamiques  à  développer,  La  force  d'un 
cheval  de  vapeur  étant  de  6,480  unités,  produites  en  24  heures,  on  eût 
obtenu  l'effet  demandé  par  l'établissement  d'un  système  de  machines  de 
la  force  de  540  chevaux  ;  savoir  :  une  machine  de  40  à  50  chevaux  à  cha- 
cune des  écluses  accolées  qui  rachètent  les  différences  de  niveau  de  5  à  6 
mètres  entre  deux  biefs  consécutifs,  et  3  machines  de  la  force  de  100  che- 
vaux pour  élever  l'eau  destinée  à  la  distribution. 

Ces  huit  machines  pourraient  coûter 8t0,000  fr.,  à  raison  de  4,500  fr.  par  cheval, 
et  si  Ton  suppose  que  Ton  en  ait  huit  de  rechange,  il  faudra  tenir  compte 
d'une  dépense  de i,6!20,000^ 

L'amortissement  de  ce  capital,  en  supposant  que  les  machines  du- 
rent chacune  vingt-cinq  ans,  exigera  une  annuité  de  iC,972  fr., 
qui  représente  un  capital  de 339,ii0 

Le  charbon  consommé  se  calcule  à  raison  de  i  kilogramme  pour 
100  unités  dynamiques;  ce  qui  fait  35,000  kilogrammes  à  brûler 
par  jour  et  1 2,775,000  kilogrammes  par  an,  représentant ,  à  0,03  c. 
le  kilogramme,  une  dépense  annuelle  de  638,750  fr.  et  un  ca- 
pital de 42,775,000 

Les  frais  d'entretien  des  machines  s'évaluent  à  100  fr.  par  cheval, 
ce  qui  fait  54,000  fr.  par  an^  ou  un  capital  de 1,080,000 

A  reporter 15,814,440^ 
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Beport i5,814,440< 

Pour  salaire  du  conducteur  des'machines,  des  chauffeurs  et  autres 
ouvriers,  30,000  fr.  par  au,  ou  un  capital  de 600,000 

Total 16,414,440 

Le  canal  de  l'Ourcq  revient  à 24,326,268 

DiFFÉRBNGB .      7,911,828' 

Il  en  serait  donc  résulté  une  économie  de  près  de  huit  millions,  si  Ton 
avait  pris  Teau  dans  la  Seine. 

Et  si  l'on  considère  que,  dans  cette  supposition,  l'eau  se  trouvant  au 
centre  de  Paris,  il  en  aurait  moins  coûté  pour  la  distribuer  qu'en  la  déri- 
vant du  bassin  de  La  Yillette;  que  la  plupart  des  rues  de  Paris  ne  se  trou- 
vant qu'à  10  mètres  au-dessus  de  l'étiage  de  la  Seine,  on  n'aurait  pas  été 
obligé  d'élever  la  totalité  de  l'eau  à  la  hauteur  constante  de  25  mètres  fixée 
par  le  niveau  de  ce  bassin  ;  que  la  navigation  ne  consommant  pas  3,000 
pouces  d'eau,  on  n'aurait  élevé  que  la  quantité  nécessaire  ;  que  l'établis- 
sement des  machines  pouvant  se  faire  promptement,  les  capitaux  ne  se- 
raient pas  restés  improductifs  pendant  les  24  ans  qu'a  duré  la  construction 
du  canal  ;  si  l'on  ajoute,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  établi,  que  la  qualité 
de  l'eau  aurait  été  meilleure^  la  distribution  plus  sûre  et  plus  économique; 
on  en  conclura  nécessairement  que  la  comparaison  entre  les  deux  projets 
est  tout  à  fait  favorable  à  l'emploi  des  machines  à  vapeur  ' . 

L'administration  ne  possédait  pas,  à  l'époque  où  la  constiniction  du  canal 
de  rOm*cq  fut  arrêtée,  tous  les  éléments  de  la  question  ;  aussi  notre  in- 
tention, dans  cet  examen,  est-elle  simplement  de  prouver  par  un  exemple 
l'importance  d'une  semblable  discussion,  et  de  mettre  à  profit  les  leçons  de 
rexpérience. 

*  A  ces  considérations  en  faveur  des  machines  à  vapeur,  on  pourrait  ajouter  que  dépenser  im- 
médiatement un  capital,  ou  seulement  les  intérêts  de  ce  capital  pour  avoir  annuellement  un  certain 
résultat,  n^est  pas  la  même  chose.  Chaque  million  de  capital  dépensé  impose  à  l'avenir  une  perte 
de  50,000  fr.  que  rien  ne  saurait  réduire;  tandis  que,  quand  on  obtient  le  même  résultat  avec 
50,000  fr.  de  dépense  annuelle,  il  est  probable  que  dans  Tavenir  cette  dépense  décroîtra  indéfini- 
ment par  suite  des  perfectionnements  que  le  temps  ne  manque  jamais  d^amener  dans  les  moyens 
de  production.  Ainsi,  le  kilogramme  de  charbon,  porté  à  0^,05  dans  Testimation  de  M.  Genieys,  ne 
se  payerait  plus  aujourd*hui  que  0^,025.  Voilà  donc  une  réduction  de  6  millions  dans  Tévaluation 
précédente.  De  plus,  ce  calcul  suppose  qu'on  élève  tous  les  jours  4000^  d'eau  pour  la  distribution 
de  Paris  ;  or,  TOurcq  n*en  a  guère  jamais  fourni  que  la  moitié  pour  cet  usage,  et  à  Tépoqne  où 
M.  Genieys  faisait  son  calcul,  il  n'en  fournissait  certainement  pas  le  quart.  D'un  autre  cMé,  les 
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CONDUITE. 

89.  Dans  rétablissement  d'une  conduite,  nous  allons  examiner  succes- 
sivement les  tuyaux  dont  elle  est  formée,  les  robinets  qui  servent  à  inter- 
cepter ou  à  rétablir  l'écoulement  des  eaux,  et  les  ventouses  qui  facilitent 
leur  mouvement  en  donnant  une  issue  à  Fair. 

90.  Les  tuyaux  de  conduite  étaient  autrefois  presque  tous  en  poterie 
ou  en  bois,  ce  qui  les  rendait  fragiles,  sujets  à  fuir  et  à  s'engorger.  On  se 
servit  ensuite  du  plomb.  La  durée  de  ce  métal,  la  facilité  que  l'on  avait 
de  faire  varier  suivant  les  circonstances  la  forme  des  tuyaux,  de  les  réunir 
au  moyen  d'une  soudure,  en  firent  adopter  l'usage.  Mais  lorsqu'on  voulut 
appliquer  le  plomb  à  des  distributions  d'eau  qui  exigeaient  des  conduites 
d'un  grand  diamètre,  on  reconnut  bientôt  que  son  emploi  entraînerait  dans 
des  dépenses  considérables,  et  l'on  chercha  à  y  substituer  la  fonte  de  fer. 
C'est  aujourd'hui  le  métal  le  plus  généralement  adopté.  On  ne  se  sert  du 
plomb  que  pour  les  raccordements  et  les  extrémités  des  branchements 
particuliers  qui  portent  l'eau  dans  les  édifices,  ou  qui  la  distribuent  dans 
l'intérieur  des  fontaines,  parce  qu'il  se  prête  à  toutes  les  inflexions. 

91.  Avant  de  développer  les  raisons  qui  doivent  diriger  dans  le  choix  à 
faire  entre  les  tuyaux  de  différentes  matières,  nous  allons  tracer  les  règles 
de  calculs  qui  servent  à  déterminer  leurs  diamètres  et  l'épaisseur  de  leurs 
parois,  d'après  le  volume  d'eau  qu'ils  ont  à  porter  et  les  fonctions  de  ré- 
sistance qu'ils  ont  à  remplir. 

92.  Lorsqu'il  s'agit  d'une  conduite  isolée,  recevant  l'eau  d'un  bassin  su- 
périeur et  l'introduisant  dans  un  bassin  inférieur,  nous  avons  vu  que  l'on 
pouvait  établir  une  relation  entre  la  dépense  d'eau,  le  diamètre  de  la  con- 
duite^ sa  longueur  et  la  charge  motrice  au  moyen  de  l'équation 


Q=c\/ 


H+t-H^p, 


canaux  de  rOarcq,  de  Saint-Denis  et  Saint-Martin  ont  pris  une  importance  que  cet  ingénieur  ne 
soupçonnait  pas.  La  comparaison  faite  entre  les  deux  systèmes  d*a]imentation  serait  donc  susceptible 
de  nombreuses  obsenrations,  8*il  pouvait  être  question  d'arriver  à  une  évaluation  exacte  de  ce  que 
la  ville  de  Paris  a  pu  perdre  ou  gagner  par  suite  de  la  construction  du  canal  de  TOurcq.  Mais  cette 
question  toute  locale  ne  saurait  avoir  d'importance  dans  cet  ouvrage  :  nous  ne  chercherons  donc  pas 
à  rectifier  les  chifb^  qui  nous  paraissent  inexacts,  et  à  discuter  les  détails  du  système  d'alimentation 
proposé  par  M.  Genieys  pour  le  canal  de  la  Seine  à  la  Seine  et  pour  la  distribution  de  Paris.  J.  D. 
î-  p.  »  • 
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Dans  laquelle 

Q  représente  la  dépense  d'eau  par  seconde  de  temps, 

X,  la  longueur  de  la  conduitei 

D,  son  diamètre, 

C,  la  diffârence  de  niveau  entre  les  oriâees  extrêmes^ 

H  et  H\  les  charges  d'eau  qui  pèsent  sur  ces  orifices  et  que  nous  avons 
supposé  devoir  produire  exactement  les  pressions  réelles  qui  ont  lieu  contre 
les  parois, 

c,  une  constante. 

95.  Ce  cas  est  encore  le  seul  que  l'on  ait  examiné  et  pour  lequel  l'ex- 
périence ait  confirmé  les  résultats  de  la  théorie.  Mais  la  formule  ne  peut  pas 
s'appliquer  immédiatement  à  un  système  de  conduites  recevant  Teau  d*un 
réservoir  supérieur  et  l'Introduisant  dans  plusieurs  bassins  inférieurs, 
comme  lorsqu'il  s'agit  d'une  distribution  d'caUj^  soit  à  des  fontaines  publi- 
ques, soit  à  domicile  pour  le  service  des  particuliers,  au  moyen  de  bran- 
chements sur  une  conduite  principale. 

Dès  lors  X  et  (  sont  pour  chaque  tuyau  du  système  les  seuls  éléments 
dont  on  puisse  avoir  la  mesure  immédiate,  et  les  hauteurs  H  et  H',  repré- 
sentatives des  pressions  extrêmes  qui  s'exercent  sur  deux  bouts  de  chaque 
partie  de  conduite,  entre  deux  branchements  consécutifs,  deviennent  des 
inconnues  du  problème. 

94.  Pour  bien  apprécier  les  différences  entre  ces  deux  systèmes,  ana- 
lysons ce  qui  se  passe  dans  le  phénomène  du  mouvement  de  l'eau  dans  une 
conduite  isolée. 

L'eau  se  meut  en  vertu  de  la  charge  qui  s'exerce  sur  Torlflce  d  amont  et 
du  poids  de  la  masse  d'eau  dans  les  parties  descendantes  de  la  conduite, 
le  tout  diminué  de  la  portion  de  la  charge  absorbée  par  les  frottements 
contre  les  parois  et  par  le  ppida  da  la  ma^se  d'eau  dans  les  parties  ascen- 
dantes de  la  conduite,  ou  sur  l'orifice  d'aval. 

U  a'enstiH  qu'U  se  fait  cQn^tsnpHiçnl  une  o»pèç«i  de  dividpn  d9  la  puis- 
sane0môtriee.  Une  première  partia  est  employée  à  produira  la  vitâiao  de 
Peau  dans  la  conduite,  une  deuxième  à  vaincre  les  fW)ttements  centre  les 

paroisi  et  «ne  troisième  î^  surmonter  la  résistance  proycnant  du  poids  dç 
l'Mu  qm  agit  «n  sans  ean traira  du  mouvamant. 

96.  C'est  eette  partie  de  la  putsaaaee  qui  déternine  prineipiileinêot  up« 
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fnsiion  contre  les  parois  delà  conduite.  Elle  e&(  irôs-'faible  dan»  les  canaux 
à  déôDuvert)  où  toute  la  forde  motrice  eat  pour  ainsi  dire  employée  a  im- 
pti*iner  ou  à  YBinci*e  lea  frottements  donti^c  les  bords  ;  mais  dans  les  con^ 
duites  forcées  elle  ped(  être  très-considérable|  et  c'est  ce  qui  donne  la  fa- 
cilité de  distribuer  Teau^  en  établissant  des  branchements  sur  la  conduite 
principale,  quoique  les  points  de  jonotiod  se  trouvent  plus  bas  que  ceux 
où  Teau  doit  arriver* 

8i  Ton  perçait  la  donduile  et  qti*on  implantAt  dessus  un  tuyau  vortical, 
Teau  s'élèverait  h  une  certaine  hauteur,  et  c'est  cette  hauteur  qui  mesure* 
mit  la  presêion  dans  cette  partie  de  la  conduite» 

96.  En  établissant  un  branchemôut,  la  hauteur  de  la  colonne  d'eau  re^ 
présenterait  évidemment  la  ehatge  sur  rorifice»  et  cette  charge  produirait 
une  pression  sur  la  paroi  de  cet  orifice,  qui  servirait  à  établir  lA  formule 
d'écoulement  de  l'eau  dans  ce  tuyau  secondaire« 

07.  Dd  même  qu'on  a  supposé,  dans  le  cas  d'une  conduite  isolée,  qile 
la  hauteur  de  la  charge  sur  l'orifice  supérieur  était  égale  à  la  hauteur  de  la 
colonne  d'eau  qui  mesure  la  pression,  il  était  tout  naturel  de  faire  la  même 
hypothèse  pour  chaque  branchement,  c'est-'fWire  de  supposer  que  la  près» 
•ion  que  supporte  la  conduite  principale  à  l'origine  de  chaque  biDnehe«« 
ment  est  la  même  que  celle  du  tuyau  secondairci  Cela  donnait  le  moyen  d6 
mettre  le  problème  en  équation,  et  de  traiter  la  question  de  récoulëtnent 
dans  tonte  son  étendue* 

9tt«  Mi  Bélanger^  que  j'ai  déjà  eu  l'occasion  de  citer,  m'en  fit  le  pl*enlier 
la  remarque^  et  plui  nous  reconnûmes  coitibien  il  serait  alors  facile  de  ré** 
ioudre  toutes  les  difficultés^  plus  nous  senttmes  combien  il  était  nécessaire 
d'apprécier  l'étendue  dé  l'erreur  que  l'on  commettait  en  faisant  varier  la 
titessoi  de  fixer  les  limites  qu'il  ntf  fallait  pas  dépasser  dans  la  pratique 
pour  obtenir  dei  résultats  suffisamment  approchés* 

99.  Nous  avons  entrepriS|  de  concert  avec  M«  MaUtt^  pour  atteindre  ce 
but,  une  suite  d'expériences  dont  je  vais  présenter  la  description. 

lOOi  L'instrument  qui  nous  a  Servi  ëe  compose  d*un  tube  On  Verr«  re« 
courbé  dont  les  deux  branches  sont  graduées  (pL  Yll,  f]g«  7}«  On  les  fait 
eommaniqueri  au  moyen  de  tobes  en  plomb, avec  l'intérieur  dés  conduites. 
L'eau  i'tièV6  dans  ces  ttobes  et  se  rend  dtm  l'instrumetit  en  «oroprimant 
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Taîr  qu'il  renferme.  Un  petit  trou  percé  au  sommet  et  recouvert  par  une 
tige  qui  tourne  dans  un  écrou^  permet  de  faire  sortir  de  l'air  à  volonté^ 
jusqu'à  ce  que  l'eau  paraisse  dans  les  branches  graduées  et  soit  visible  à 
travers  le  verre.  L'instrument  est  porté  par  un  pied  ordinaire  de  grapho- 
mètre,  et  on  le  place  de  manière  que  les  divisions  correspondantes  soient 
sur  même  ligne  de  niveau  :  voici  maintenant  son  usage. 

101.  Je  suppose  que  l'on  ait  une  conduite  de  0™,25  centimètres  de  dia- 
mètre, sur  laquelle  on  établit  un  branchement  de  81  millimètres  de  dia- 
mètre. L'eau  prendra  dans  le  petit  tuyau  une  certaine  vitesse  qui  dépendra 
de  la  pression  qu'elle  exerce  à  son  origine.  11  s'agit  de  vérifier  si  cette  pres- 
sion est  égale  à  celle  qui  s'exerce  sur  la  paroi  du  gros  tuyau  au  point  où 
l'on  a  fait  l'érogation,  ou  si  elle  en  di£fère. 

Pour  cela,  on  perce  un  petit  trou  sur  chaque  tuyau,  et  l'on  établit  une 
communication  avec  les  branches  de  l'instrument.  Si  les  deux  pressions 
sont  égales,  l'eau  s'élèvera  au  même  niveau  dans  les  deux  branches  ;  si 
elles  sont  inégales,  l'eau  s'élèvera  à  des  hauteurs  différentes,  et  la  diffé- 
rence entre  les  deux  hauteurs  mesurera  la  différence  des  pressions. 

102 .  n  faut  bien  remarquer  que,  quoique  les  trous  percés  dans  les  tuyaux 
ne  soient  pas  à  la  même  hauteur,  cela  ne  cause  aucune  erreur,  parce  que 
les  pressions  sont  toujours  rapportées  au  même  niveau  déterminé  par  celui 
des  deux  branches  de  l'instrument. 

103.  De  plus,  on  avait  placé  un  robinet  d'arrêt  sur  chaque  conduite, 
afin  de  régler  la  vitesse  de  l'eau,  et  pris  les  mesures  nécessaires  pour  jau-* 
ger  exactement  Teau  qu  elles  débitaient. 

104.  Nous  avons  commencé  par  fermer  le  robinet  du  branchement,  de 
manière  que  toute  l'eau  s'écoulât  par  la  conduite  principale.  L'eau  s'est 
élevée  à  la  même  hauteur  dans  les  deux  branches  de  l'instrument  et  y  est 
restée  stationnaire.  Nous  en  avons  conclu  :  1^  que  la  pression  était  la  même 
sur  la  paroi  des  deux  tuyaux;  2*^  que  les  petits  mouvements  qui  pouvaient 
avoir  lieu  à  la  rencontre  des  deux  tuyaux  et  altérer  l'uniformité  du  mou- 
vement ne  produisaient  en  effet  aucune  influence. 

Nous  avons  ensuite  ouvert  le  robinet  d'arrêt  du  tuyau  secondaire;  l'eau 
a  baissé  de  G",  12*-  dans  la  branche  de  l'instrument  qui  était  en  commu- 
nication avec  lui. 

Jaugeant  les  quantités  d'eau  fournies  par  les  deux  conduites,  nous  avons 
trouvé  que  la  conduite  de  0",081  avait  fourni  en  15  minutes  3,920  litres, 
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ce  qui  fait  par  seconde  4'*^y355.  Divisant  par  la  section  du  tuyau  égale 
à  O^-jOOSiôSO,  on  trouve  que  la  vitesse  était  de  0",847  par  seconde. 

Cette  vitesse  est  due  à  une  hauteur  de  0'',036569. 

La  difiérencede  pression  étant  de  0"',12|  il  s'ensuit  que  la  perte  aurait 
été  un  peu  plus  de  trois  fois  la  hauteur  due  à  la  vitesse  ^  • 

La  conduite  de  0"',25  avait  fourni  à  lavai  du  branchement  20y724"^-,48 
en  19  minutes,  ou  18"^sl79  par  seconde  :  ce  qui  fait  à  Tamont  du  bran- 
chement, en  y  ajoutant  le  produit  de  la  conduite  de  0",081,  22^'',534par 
seconde.  Divisant  par  la  section  de  la  conduite,  qui  est  égale  à  0'^',0490875y 
on  trouve  que  la  vitesse  était  de  0",459  par  seconde. 

105.  Le  gros  tuyau  peut  être  considéré  comme  un  réservoir  par  rap- 
port au  petit  branchement;  d'où  Ton  voit  qu'en  prenant  la  pression  qui 
s'exerce  sur  la  paroi  de  ce  gros  tuyau  comme  mesure  de  Impression  ou  de 
la  charge  qui  a  lieu  à  Torigine  du  branchement,  on  aurait  commis  une  er- 
reur de  12  centimètres. 

106.  Dans  une  seconde  expérience,  nous  avons  fermé  le  robinet  sur  la 
conduite  principale,  de  manière  que  toute  l'eau  s'écoulât  par  le  branche- 
ment. 

La  différence  de  pression  indiquée  par  l'instrument  a  été  de  153  milli- 
mètres. 

La  quantité  d'eau  fournie  a  été  de  3^100  htres  en  10  minutes,  ce  qui 
fait  par  seconde  5''^,1666. 

Divisant  ce  produit  par  la  section ,  on  trouve  que  la  vitesse  était  de 

*  Le  calcul  de  cette  expérience  noos  parait  très-défectaenx,  en  ce  qu'il  ne  tient  pas  compte  de 
la  perte  de  charge  due  au  parcours  des  parties  des  tuyaux  comprises  entre  les  branches  du  mano- 
mètre. M.  Genieys  n'a  pas  figuré  en  plan  la  disposition  de  ses  conduites,  de  sorte  qu*on  ne  sait 
pas  où  est  piqué  le  manomètre  sur  la  grosse  conduite.  Quant  au  branchement,  il  parait,  d'après 
la  ligure,  y  avoir  4»  de  A  en  B;  or,  la  perte  de  charge  due  au  parcours  d'un  tuyau  de  0*,8i  de 
diaiiièlre  est  donnée  par  la  formule  de  M.  de  Prony  : 

JdJ=:0,00(«88; 

d'où  j=2gg?=:o*,Oi3; 

donc  la  perte  de  charge  omise  par  H.  Genieys  est  0*,013  X  4=:0-,081.  L'ajoutant  {mxt  0»,036 
produits  par  Taugmentation  de  vitesse,  il  ne  reste  plus  que  0«,0d2  dus  à  Térogation  ;  c*est-à-dire 
que  la  perte  de  charge  ne  correspond  qu'à  un  peu  plus  de  2>  de  parcours.  C'est  à  peu  près  ce  que 
nous  avons  trouvé  dans  des  expériences  où  Férogation  était  faite  par  des  tuyaux  de  même  diamètre. 

J.D. 
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r^OOS  pnr  seconde^  qui  dstdud  à  ûn6  hauteur  d«0",0&li8y  ou  le  tien 
environ  de  la  perte  réelle. 

La  section  de  la  conduite  principale  étant  de  0*^*^0400875  et  la  dépense 
de  5'^',  1666  par  seconde,  nous  aurons  pour  la  yitesse  0"9l05,  qui  est  due 
à  une  charge  de  O'^^OOOôOlOS. 

107.  Nous  avons  répété  plusieurs  fois  la  même  expérience  en  faisant 
varier  la  vitesse,  et  nous  Sommes  toujours  parvenus  au  même  résultat  ; 
d'où  l'on  peut  conclure  que  pour  des  vîtesâes  de  Ô*,â0®'  à  !*■  par  se- 
conde, telles  qu'elles  ont  Hou  dans  la  pratique,  on  pourra  substituer  la 
charge  à  la  pression  qu'elle  produit,  pourvu  qu'on  ajoute  à  cette  charge 
là  triple  de  la  hauteur  due  à  la  vitesse.  Cette  correction  deVra  se  répéter 
autant  de  fois  qu*îl  y  aura  d'embranchements  de  tuyaux,  sulvâiit  qtiè 
l'on  passe  d'utie  conduite  principale  dans  un  répartiteur,  6t  de  là  dans  tin 
tuyau  de  service,  pour  arriver  enfin  au  tuyau  du  particulier. 

Nous  avons  également  cherché  à  évaluer  avec  te  même  instrument  la 
diminution  de  pression  due  à  1  Influence  d^un  coude,  au  point  où  la  con- 
duite de  Ô*",25  s'élevait  perpendiculairement  pour  arriver  aU  château 
d'eau  de  Bondi. 

Cette  diminution  a  été  de  12  millimètres;  ta  vitesiSe  de  la  masse  fluide 
était  de  0",591  par  seconde. 

Nous  allons  vérifier  si  cela  s'aCcorde  avec  la  formule  de  Dubuat. 

L'expression  qui  donne  la  résistance  ou  perte  de  charge  produite  par 
un  coude  est  : 

0,01  «3  «V, 

dans  laquelle  s^  i^eprésente  la  somme  des  carrés  des  sinus  des  angles  de 
réflexion^  et  v  la  vitesse. 

D'un  autre  cdté,  le  slntis  verse  de  l'angle  de  réflexion  est  égal  au  demi- 
diamètre  intérieur  de  la  conduite ,  divisé  par  le  rayon  de  Tare  du  coude. 

Dans  ce  cas. 

Le  demi-dianiètre  =  0" ,  125  ; 

Le  rayon  de  l'arc  =1'*,125; 

D'où  sirtus  terse. .  =îO*,l  111.  .  .  *  . 

Cosinus =1—0^1111 =Ô»,88Ô8 

Le  logarithme  du  oosinus  est  9^9k%%i90f  qui  correspond  à  un  M$U  de 
27»  16\ 
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Le  nombre  d'anglii  de  viflMion  a»t  égal  à  Ywù  du  eenda  diviié  par 
Tangle  de  réllexion.  Il  y  m  ^  donc  deux. 
Nous  aurons  i 

ee  qui  donne  : 

de  pluS;  V  s  0,591. 

Substituant  dans  Véquation  précédente,  nous  çn  conclurons  que  la  perte 
de  charge  est  égale  à  0,0018034. 

11  faut  y  ajouter  la  portion  de  charge  absorbée  par  les  frottements  contre 
la  paroi  du  coude,  afin  de  pouvoir  la  comparer  avec  la  perte  indiquée  par 
riqstrument. 

La  longueur  développée  du  coude  était  de  3*,24. 

La  valeur  de  cette  portion  de  la  perte  de  charge  est  donnée  par  la  for-* 
mule  : 

pour  laquelle  on  a  : 

X=3-,24    •  .  .  .D=0-,25,    Q =0,0290107125, 
c=20,205. 
Substituant  et  eflfectuant  les  calculs,  on  trouve  : 

Z  =0,0068400. 
La  perte  de  la  charge  totale  est  donc  : 

0,0086434. 
L'expérience  nous  a  donné  0,012,  ou  un  tiers  en  sus  \ 


'  Il  y  a  dans  cette  expérieoce  deux  pertes  de  cliarge  distinctes,  dont  le  total  trouvé  par  ex[ië- 

rience  est 0",01200 

Celle  due  au  parcours  de  la  conduite,  calculée  par  des  formules  reconnues  exactes,  est    0",00684 

Donc  celle  due  au  coude  serait  d'après  rexpérience  de  M.  Genieys 0«,00516 

Et  d'après  la  formule  de  Dubuat 0-,0018 

Ce  n'est  donc  pas  d'un  tiers  on  sus  qu'est  en  erreur  cette  formule,  ou  de  33  pour  100,  mais  de 
SOO  pour  iOO.  Une  formule  qui,  à  l'inconvénient  d'être  excessivement  compliquée,  joint  celui 
d'être  aussi  inexacte  et  de  s'appliquer  à  des  résultats  aussi  insignîGants,  peut  être  mise  de  côté 
sans  scrupule.  J»  r>. 
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108*  Les  tuyaux  qui  servent  à  la  conduite  des  eaux  peuvent  être  faits  : 
1"*  en  bois  naturel  ;  2^  en  bois  courbé;  3<>  en  poterie;  4^  en  pierre  natu- 
relle ;  5^  en  pierre  artificielle;  6^  en  plomb  ;  7<^  en  tôle  de  fer;  8^  en  fonte 
de  fer.  Il  s'agit  de  les  comparer  entre  eux  sous  le  double  rapport  de  la 
résistance  et  de  la  dépense^  en  ayant  égard,  non-seulement  aux  efforts 
qu'ils  ont  à  supporter,  mais  aux  différentes  causes  de  destruction,  comme 
la  rouille,  l'humidité,  le  mode  d'assemblage,  etc. 

109.  Nous  avons  vu  que  l'équation  qui  sert  à  régler  l'épaisseur  des 
tuyaux  a  pour  expression 

eR'=Pr, 

dans  laquelle  P  indique  la  pression  normale  que  la  paroi  éprouve  rap-* 
portée  à  l'unité  de  surface,  et  R'  la  plus  grande  tension  que  l'on  veut  faire 
supporter  aux  fibres  sur  cette  unité  superficielle. 

110.  La  quantité  R'  dépend  de  la  matière  dont  le  tuyau  est  formé,  et 
elle  doit  être  fixée  de  manière  qu'en  supposant  que  [la  paroi  supporte  la 
charge  permanente  qu'elle  indique,  sa  constitution  physique  n'en  soit  pas 
altérée.  Il  existe  peu  d'expériences  spéciales  qui  fassent  connaître  avec 
certitude,  pour  les  différentes  substances  qui  servent  à  former  les  tuyaux, 
la  limite  dont  il  s'agit.  Nous  allons  réunir  dans  un  tableau  ce  que  nous 
avons  pu  recueillir  de  plus  précis. 
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BÂSMNÀnOK 

des 

fUBSTAHCBS. 

POIDS 

milUmétre 

carré 
produisant 
la  nipture. 

POIDS 

supporté 

sans 

altération 

permanente. 

EXTBUSION 

qae 

ce  poids 

peal 
produira. 

KOMS 

des 

auteurs 

des 

expériences. 

OBSERVATIOns. 

Chêne 

Ul. 
6,00 

9 

0,144 

0,187 
0,193 

0,096 

0,060 

!      0,036 
1      0,015 

0,0556» 
0,007 

40,00 

«8,00 
1,58 

1,35 

40,80 

36,40 
46,50 

ai,io 

Ul. 

0,60 
1,78* 

6,00» 
10,00  « 

li,50 
6,00 

7,00 
10,70 

l,8i 
1.14 
1,05 

0,79» 

13,60 

ia,13 

» 
10,55 

Ul. 

0,0006 
0,0093 

s 

» 

D 

» 

» 
9 

0,0005 

0,00071 
0,0003 

0,00064 
0,00083 

9 
9 
9 

9 

9 

9 

» 
9 

Navier. 
Tregold. 

Coulomb. 

Id, 
Tregold. 

Vicat. 

Id, 

Id, 
Id, 
Rondelet. 

Navier. 

Id. 

Tregold. 
Duleau. 

Navier. 
Tregold. 

Jardine. 

Id. 
Tregold. 

Navier. 

Id. 

Id. 

Id. 
Id. 

'    '  Le  résulUt  ne  parait 
pas  applicable  aux  construc* 
lions  qui  doivenldurar  long- 
temps. 

U  ruptura  est  instanta- 
née et  n^est  point  précédée 

•Un  huitième  du  poids  ( 
nécessaire  pour  produira 
l'écrasement, 

8*étendre  sous  une  charge 
qui  est  entre  la  moitié  et  les 
deux  tiers  de  celle  quicai^ 
la  rupture. 

Les  pièces  eommencent 

sous  des  poids  égaux  à  la 
moitié  ou  aux  deux  tiers  de 

ture. 

Id 

Pierre    blanche  ,    d'un  ] 
D    grain  fin  et  homogène. 

Il  Brioue » 

/d  

Mortiers  bien  faits,  à  sa-^ 
ble  quartzeuY,  et  chaux 
éminemment  hydrau- 
lique . .  • 

Mortiers  bien  faits,  à  sa-' 
blequartzenx,et  chaux 
hydrauliqueordinaire. 

Mortiers  bien  faits,  à  sa- 
blequartzeux,etchaux 
communes,  moyennes 
ou  grasses • . . 

Mortiers  mal  faits,  com- 
munément au  plus 

MorUersdesableettni- 
ieaux  piles  avec  chaux 
deMarly 

Maçonnerie  ordinaire . . 
Fer  f  oigé 

Fonte  de  fer 

Plomb  moulé 

Plomb  laminé 

T61e  tirée  dans  le  sens  du 
laminage 

T61e  tirée  perpendiculai- 
rement au  sens  du  la- 
minaee 

Vase  sphérique  en  tôle 
de  fer  ..••••  • .  .... 

Cuivre  rouge  laminé . . . 

ft. 


iO 
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111.  Les  notions  présentées  dans  ce  tableau  font  connatlre  d'une  nia* 
nière  approximative  les  limites  des  efforts  à  faire,  soit  pour  opérer  la 
rupture  des  corps,  soit  pour  en  altérer  la  constitution  physique.  Mais 
elles  ne  suffisent  pas  pour  mettre  à  même  de  régler  les  dimensions  des 
pièces  employées  dans  les  travaux  hydrauliques.  Ce  n'est  pas  assez,  en 
effet,  d'être  assuré  que  les  forces  agissant  sur  chaque  pièce  n'en  cause- 
ront point  immédiatement  la  rupture,  el  même  que  Faction  perma- 
nente ou  fréquemment  répétée  de  ces  forces  ne  produira  point  des  alté- 
rations qui  puissent  faire  avec  le  ten)ps  des  progrès,  et  en  amener  la 
destruction  ;  on  doit  encore,  autant  qu'il  est  possible,  déterminer  les 
ép.nisseui's  de  tuyaux,  de  manière  à  prévenir  les  causes  de  dépérissement 
qui  dépendent  des  actions  chimiques  des  corps.  Ainsi,  l'humidité  tend 
sans  cesse  à  détruire  les  tuyaux  de  bois,  la  rouille  attaque  les  tuyaux  de 
fonte,  les  acides  se  combinent  avec  le  plomb  :  de  manière  que  si  Ton  ne 
leur  donnait  que  les  dimensions  qui  résultent  de  la  solution  directe  des 
problèmes  relatifs  à  la  résistance  des  solides,  on  n'aurait  pas  encore  assez 
fait  pour  la  sécurité. 

112.  Les  déterminations  dont  il  s'agit  ne  sont  pas  susceptibles  d'une 
aussi  grande  précision  que  celle  dont  on  s'est  occupé  précédemment,  et 
l'expérience  n'a  fourni  que  peu  de  résultats  sur  ce  sujet. 

Cependant,  comme  il  est  très-essentiel  d'avoir  une  règle  qui  serve  de 
guide  dans  les  différentes  circonstances,  nous  allons  comparer  les  épais* 
seurs  des  tuyaux  que  la  formule  donne  avec  celles  que  l'on  emploie  ordi- 
nairement, et  nous  essayerons  d'en  conclure  la  valeur  de  la  constante  ou 
i;ur-épaisseur -qu'il  faudra  ajouter  pour  chaque  espèe  de  tuyau. 

113.  La  pression  normale  qu'éprouve  un  tuyau  de  conduite  varie  à  cba* 
que  point  ;  mais,  ainsi  que  nous  l'avons  fait  observer,  on  lui  suppose  dans 
la  pratique  une  valeur  constante  et  assez  forte  pour  que  le  tuyau  puisse 
résister  à  l'action  des  forces  vives  produites  par  l'arrêt  instantané  de 
l'eau  sur  la  conduite.  A  Paris,  où  la  plus  grande  charge  estde  15  à  20  mè- 
tres, on  l'a  faite  égale  à  dix  atmosphères,  c'est-à-dire  que  chaque  bout 
de  tuyau  est  éprouvé,  en  sortant  du  moule,  par  le  moyen  d'une  pompe 
foulante  et  d'une  pression  égale  à  une  colonne  d'eau  de  100  mètres  de 
hauteur.  On  met  au  rebut  tout  ce  qui  se  trouve  le  moins  du  monde  dé-»- 
fectueux. 

Dans  cette  supposition,  P  sera  égal  au  poids  d'unç  colonne  d'eau  de 
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100  mètres  tic  hauteur  et  d'un  millimètre  carre  de  base,  ou  au  poids  de 
0''*-,10.  Or,  un  litre  d'eau  pèse  1,000  gramme»,  d'où  P  =  0^"-,10. 

L'équation  de  Tart.  iOÔ  devient,  en  substituant  h  la  place  de  P,  sa  va- 
leur : 

d  étant  le  diamètre  du  tuyau. 

IH.  En  général,  en  représentant parn  le  nombre  d'atmosphères  sous 
lequel  on  veut  faire  l'essai,  on  aurait  P=n  O'^'^^Ol  ; 

d'où  ^=0,005^. 

La  pression  d'épreuve  doit  être  au  moins  trois  fois  plus  forte  que  celle 
qui  sera  produite  par  le  poids  habituel  de  l'eau  renfermée  dans  la  con- 
duite. 

115.  R'  varie  pour  chaque  substance,  et  le  tableau  précédent  montre 
qu'on  peut  faire 

Pour  le  bois R'=0,60, 

Pour  la  pierre R'=0,JO, 

Pour  le  morlier R'=  0,050, 

Pour  la  maçonnerie  ordinaire R  =0,007, 

Pour  le  plomb R  =  i  ,00, 

Pour  la  tôle  et  le  cuivre R  =10,00, 

Pour  la  fonte  de  fer R  =  7,00. 

116.  Substituant  ces  valeurs  dans  la  formule,  et  faisant  varier  d,  nous 
pourrons  former  le  tableau  suivant  : 
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DÉSMHATIOH 


TOTAUX» 


DlAlIlEntB. 


Toyaux  de  bois. 


Toyaux  de  pierre 
naturelle 


Tuyaux  Fleuret, 
en  ciment .... 


Tuyaux  eu  ploml] 


Tuyaux  de  t61e  de; 
fer 


Tuvaux  de  fonte^ 
de  fer 


0,108 
0,135 
0462 
0,216 
0,25 

0,32 
0,65 

0,081 
0,108 
0,135 
0,216 

0,05i 
0,081 
0,108 
0,162 
0,32 

0,027 

0,041 

0,05i 

0,068 

0,081 

0,108 

0,135 

0,162 

0,216 

0,25 

0,32 

0,65 

0,216 
0,32 

0,80 


0,80 


0,05i 

0,081 

0,108 

0,185 

0,162 

0,216 

0,25 

0,82 


iPAISSBUR 

lenr  paroi, 
edeulée 
d'aprèg 

la  formule. 


0,0090 
0,0112 
0,0134 
0.0179 
0,0207 

0,0266 
0,0540 

0,0405 
0,0540 
0,0675 
0,1080 

0,0540 
0,0810 
0,0180 
0,1620 
0,3200 

0,0013 
0,0020 
0,0027 
0,0034 
0,0041 
0,0054 
0,0067 
0,0081 
0,0108 
0,0125 
0,0160 
0,0825 

0,0011 
0,0016 

0,0040 


0,012 

0,0004 
0,0006 
0,0008 
0,0010 
0,0012 
0,0015 
0.0018 
0,0023 


iPAlSSBUB 

ordinaire 

dans 
la  pratique. 


0,050 
» 

0,0540 
0,054 

0,0695 

» 

0,0800 
0,0950 
0,1025 
0,1600 
0,4000 

0,0068 
0,0090 
0,0090 
0,0123 
0,0123 
0,0123 
0,0135 
0,0135 
0,0135 
0,0158 
0,0158 
0,0350 

0,002 
0,002 

0,007 


0,012 


0,0105 
0,0118 
0,0123 
0,0140 
0,0150 
0,0160 
0,0170 
0,018 


DDrBRBHCKS 


0,041 
0,0274 


0,0290 

9 

» 

0,0260 

0,0140 

(—0,0050)  I 

(—0.0020) 

0,0800 

0,0055 
0,0070 
0,0063 
0,0089 
0,0082 
0,0069 
0,0068 
0,0054 
0.0027 
0,0033 
(-0,0002) 
0,0025 

0,0009 
0,0004 


0,0030 


0,0101 
0,0107 
0.0115 
0,0130 
0,0138 
0,0145 
0,0152 
0,0157 


I 


QÊSEKfASlom» 


Bn  deux  moreeaax  réunis  par  des 
cercles  de  fer. 

Formé  de  douves  consolidées  par 
des  cercles  de  fer. 


Tayanx  envoyés  par  M**  venve 
Fleuret  pour  la  conilaite  da  marché 
SainUKartin,  i  Paris.  (CeUe  con- 
daite  n'apasréossi.) 

Fleuret. 

Toyaux  moulés,  employés  dansles 
travaux  de  distribution  m  eaux  de 
Paris. 


Toyaux  soudés,  idem. 

Tuyaux  du  parc  de  VerMilles. 

Tuyaux  employés  dans  la  dislri- 
bolion  du  gax  pour  l'éclairage. 


Chaudières  de  machine  à  vapeur, 
à  hasse  pression,  mais  pouvant  éirè 
essayées  à  lo  métrés  de  pression. 

Chaudières  de  machine  à  vapeur, 
i  haute  pression,  supportant  un  es- 
sai de  trente  atmosphères. 


Tuyaux  employés  dans  les  travaux 
de  distrihutlon  des  eaux  de  Paris, 


117,  11  nous  peste  à  conclure  de  ces  faits  les  règles  que  Von  doit  suivre 
dans  la  détermination  de  l'épaisseur  des  tuyaux. 

Les  tuyaux  de  bois  pourrissent  facilement  lorsqu'on  les  pose  en  terre  ; 
on  trouve  rarement  des  arbres  sains  et  qui  présentent  une  résistance  uni-* 
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forme,  de  manière  qu'on  ne  doit  en  général  employer  ces  tuyaux  que 
pour  des  conduites  isolées  où  l'eau  n'éprouve  pas  une  pression  de  plus  de 
2  atmosphères.  Les  conduites  pour  la  distribution  des  eaux  dans  les  dif- 
férents quartiers  de  Londres  et  de  Paris  étaient  autrefois  toutes  en  bois. 
Mais  lorsqu'on  voulut  établir  des  machines  à  vapeur  et  augmenter  la 
pression,  il  se  manifesta  des  fuites  sur  tous  les  points,  et  l'on  fut  obligé  de 
les  remplacer  par  des  tuyaux  de  fonte.  Il  n'en  existe  plus  aujourd'hui.  La 
moindre  épaisseur  qu'on  puisse  leur  donner  parait  être  de  0"',027,  et  l'on 
doit  même  regarder  cette  quantité  comme  la  valeur  de  la  constante,  ce 
qui  transforme  l'équation  de  la  résistance  en 

e=:0,833n(i+ 0,027. 

Les  tuyaux  en  pierre  naturelle  ou  artificielle  sont  peu  employés.  Et 
comme  il  n'existe  d'ailleurs  à  leur  égard  aucune  cause  particulière  de 
destruction,  on  peut  suivre  avec  confiance  les  résultats  de  la  théorie,  d'où 
e  =  0,05n€l  pour  la  pierre  naturelle  ; 
e  =  0,10n€l  pour  la  pierre  artificielle. 
Les  tuyaux  en  plomb  éprouvent  une  altération  sensible  par  l'action  des 
acides,  lorsqu'on  les  place,  par  exemple,  dans  des  terres  salpêtrées; 
s'ils  forment  une  conduite  où  l'eau  peut  prendre  une  certaine  vitesse,  et 
produire  des  coups  de  hélier  par  la  fermeture  subite  des  robinets,  il  se 
manifeste  assez  souvent  des  soufflures  qui  diminuent  l'épaisseur  de  la  pa- 
roi, parce  que  le  plomb  est  compressible,  mais  non  pas  élastique.  La  pru- 
dence exige  qu'on  adopte  une  sur-épaisseur  de  0"',0045  (2  lignes);  ce  qui 
donne  pour  l'équation  de  la  résistance 

e  s  0,005n€l+0,0045. 
Les  tuyaux  de  tôle  ne  s'emploient  pas  dans  les  travaux  de  distribution 
des  eaux  à  cause  delà  difficulté  de  former  les  joints  par  des  rivures  à 
froid  et  de  la  dépense  qui  en  résulterait  ^  On  en  £sdt  des  récipients  et  des 
chaudières,  et  on  donne  aux  feuilles  de  tôle  une  sur-épaisseur  de  0,°'003 
pour  obvier  à  l'inconvénient  de  l'oxydation,  d'où 

ea=0,005n(i+0,003. 
Les  tuyaux  de  fonte  de  fer  sont  ceux  dont  on  se  sert  de  préférence,  pour 
la  facilité  qu'on  a,  en  les  moulant,  d'en  faire  varier  le  diamètre,  et  de  leur 
donner  une  épaisseur  capable  de  les  foire  résister  aux  plus  fortes  pres- 
*  Voir  le  n«  91  de  la  première  partie. 
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sioDS.  Ils  s'oxydent  comme  la  tôle  :  de  plus,  on  obtient  rarement  de  la 
fonte  d'un  grain  parfaitement  homogène,  ce  qui  a  déterminé  à  augmenter 
répaisseur  d'un  centimètre,  quel  que  fût  le  diamètre  des  tuyaux. 

Nous  aurons  donc 

e=5  0,0007n(i+0,01. 

1 18.  La  force  des  tuyaux  de  fonte  dépend  beaucoup  des  procédés  em- 
ployés dans  le  moulage. 

On  est  dans  T  usage  de  placer  le  noyau  horizontalement  dans  le  moule  : 
il  en  résulte  :  l"*  que  la  matière  fluide  dérange  le  noyau  et  le  soulève^  d'où 
il  arrive  que  le  tuyau  a  moins  d'épaisseur  en  dessus  qu'en  dessous,  et 
qu'il  est  sujet  à  être  ovale  au  lieu  d'être  rond  ;  2**  que  les  bulles  d'air  et 
les  scories  s'élèvent  à  la  partie  supérieure,  et  forment  des  crevasses  qui 
affaiblissent  beaucoup  le  tuyau. 

On  remédierait  en  partie  à  ces  inconvénienis  en  plaçant  le  noyau  ver- 
ticalement dans  le  moule  ;  mais  les  maîtres  de  forges  ne  veulent  pas  sui- 
vre ce  procédé,  parce  qu'il  exige  plus  de  soins,  et  qu'il  augmente  un  peu 
le  prix  de  la  main-d'œuvre.  Aussi  n'y  a-t-il  guère  que  les  deux  tiers  de 
leurs  tuyaux  qui  résistent  à  l'essai  qu'on  leur  fait  subir  avant  l'emploi, 

La  visite  et  l'essai  des  tuyaux  ont  pour  but  de  faire  rejeter  ceux  qui 
ont  les  défauts  suivants  : 

i^  Ceux  dont  Tépaîsseur,  au  lieu  d'être  uniforme  dans  tout  le  pourtour, 
est  plus  faible  d'un  côté  de  0",002  qu'elle  ne  doit  être. 

2*  Ceux  dont  le  pourlour,  soit  intérieur,  soit  extérieur,  est  elliptique 
au  lieu  d'être  rond,  et  dont  la  différence  des  deux  diamètres  excède 
0'",003; 

3**  Ceux  dans  lesquels  on  reconnaît  des  chambres  ou  des  soufflures  qui 
tendent  à  diminuer  la  force  de  la  fonte; 

4*Ënfln,  ceux  qui,  étant  soumis  h  la  charge  d'une  colonne  d'eau  de 
100  mètres  de  hauteur,  laissent  échapper  l'eau  par  de  petits  jets,  ou  même 
par  des  suintements. 

Les  vérifications  relatives  au  poids  et  aux  dimensions  se  font  au  moyen 
d'une  balance,  du  mètre  et  du  compas  d'épaisseur. 

On  constate  les  chambres  et  les  soufflures  en  frappant  sur  les  tuyaux  à 
petits  coups  de  marteau . 

La  charge  de  100  mètres  de  auteur  d'eau  s'obtient  au  moyen  d'une 
pompe  de  pression. 
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II  ne  faut  pas  s'en  rapporter  aux  essais  qu'on  à  pu  faire  des  tuyaux  dans 
la  fonderie;  du  moins  il  est  prudent  de  les  renouveler  au  lieu  de  Temploi 
avant  de  les  mettre  en  place.  L'expérience  a  prouvé  que  le  cahot  des 
voitures,  sans  précisément  occasionner  de  fente,  ou  autre  solution  remar- 
quable de  continuité,  agit  sensiblement  sur  les  parties  les  plus  défec- 
tueuses du  métal,  au  point  que  souvent  il  n'est  plus  possible  d'en  faire 
usage. 

Autrefois  on  ne  donnait  que  trois  pieds  de  longueur  aux  tuyaux  de  font«, 
mais  aujourd'hui  que  l'on  a  perfectionné  leur  fabrication ,  on  leur  donne 
de  2  mètres  à  2"',70,  atin  de  ne  pas  trop  multiplier  les  joints. 

il9.  Les  tuyaux  en  bois  naturel  se  forment  de  corps  d'arbres  forés.  Les 
dimensions  ordinaires  pour  les  tuyaux  de  chêne,  d'aulne  et  d'orme,  va-» 
rient,  pour  la  longueur,  de  4  à  5  mètres,  et,  pour  le  diamètre  intérieur,  de 
10  à  20  centimètres. 

II  y  a  deux  modes  d'assemblage.  Le  premier,  généralement  employé,  a 
lieu  par  emboiture  et  frottes  ;  on  obtient  le  second  au  moyen  d'une  virole 
en  fer,  qui  pénètre  à  mi-bois  dans  les  tuyaux. 

Le  premier  assemblage  consiste  à  agrandir  le  diamètre  intérieur  du 
tuyau  a  en  forme  de  cône  (pi.  IX,  fig.  1),  et  à  diminuer  le  diamètre 
extérieur  du  tuyau  6,  également  en  forme  de  cône,  pour  le  faire  entrer  dans 
celui  a.  On  consolide  le  tuyau  a  par  une  frette  c,  en  même  temps  qu'on 
calfate  les  joints  des  deux  cônes  avec  de  la  filasse  goudronnée. 

Le  second  assemblage  s'opère  en  introduisant  dans  les  tuyaux  a  et  6 
(flg.  2)  une  virole  en  fer  d,  d'un  diamètre  moyen  entre  celui  intérieur  et 
celui  extérieur  du  tuyau. 

La  figure  4  représente  la  virole  ou  bague  d  dans  son  état  primitif  en 
plan  et  en  coupe,  et  la  figure  5  la  fait  voir  toute  préparée.  Pour  l'exécu- 
ter, l'anneau  (fig.  4)  étant  sur  la  bigorne  (enclume),  on  commence,  au 
moyen  d'un  marteau  à  rainure,  sur  lequel  on  frappe,  à  former  tout  autour 
et  au  milieu  la  saillie  e  (flg.  5)  ;  on  continue  en  amincissant  en  forme  de 
cône  le  surplus  de  Tanneau,  de  façon  que  les  bords  deviennent  tranchants. 

La  saillie  ou  languette  e  sert  à  régler  la  pénétration  dans  chaque  tuyau  : 
pour  enfoncer  plus  facilement  cette  virole  dans  l'un  et  l'autre  tuyau,  on 
mouille  les  joints,  où  Ton  pratique  une  rainure  de  même  diamètre.  On 
termine  le  jouit  en  le  calfatant  comme  dans  la  figure  2. 
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On  assemble  aussi  les  tuyaux  de  bois  par  emboîture  cylindrique  à  mi- 
bois;  fig«  3. 

Lorsque  le  diamètre  des  tuyaux  dépasse  20  centimètres,  on  les  fait  en 
deux  morceaux;  et,  pour  rendre  les  joints  longitudinaux  étanches,  on  met 
dans  l'épaisseur  du  bois  une  espèce  de  clef  en  mastic  d'huile  de  lin,  d'é- 
toupe  hachée  et  de  chaux  éteinte  à  l'air.  Les  deux  pièces  sont  de  plus  liées 
entre  elles  par  des  cercles  de  fer,  dont  la  force  et  le  nombre  varient  en 
raison  de  la  pression. 

Pour  les  diamètres  supérieurs  à  32  centimètres,  on  emploie  des  douves 
que  l'on  réunit  de  la  même  manière. 

120.  On  a  fait  des  essais  pour  construire  des  tuyaux  d'un  grand  dia- 
mètre OYec  des  madriers  courbés  sur  leur  longueur,  à  l'aide  de  la  vapeur. 
Chaque  madrier  forme  un  anneau.  Pour  réunir  et  maintenir  cet  anneau, 
une  bague  ou  virole,  semblable  à  celle  fig.  5,  pénètre  de  25  millimètres 
dans  la  rainure  qui  a  été  tracée  avant  la  courbure  sur  le  milieu  de  chaque 
rive  du  madrier.  Les  jointe  bien  calfatés,  après  cette  opération,  ont  par- 
faitement réussi. 

La  plus  grande  largeur  de  madrier  qu'on  puisse  employer  est  de 
0",325,  parce  qu'on  se  sert  seulement  du  cœur  du  bois.  Un  tuyau  de 
cette  espèce  peut  être  soumis  à  une  pression  de  trois  atmosphères.  Il  est 
relativement  plus  léger  que  les  autres  tuyaux  en  bois,  et  moins  sujet  à 
pourrir. 

121.  Les  tuyaux  en  poterie  dont  on  se  sert  ordinairement  n'ont  que 
10  centimètres  de  diamètre  et  80  centimètres  de  longueur;  ils  s'assem- 
blent àembotture,  et  le  joint  doit  être  enveloppé  de  filasse  goudronnée  ou 
de  bon  ciment.  Lorsque  les  tuyaux  sont  soumis  à  une  pression  de  plus 
d'une  demi-atmosphère,  il  est  nécessaire  d'envelopper  le  tuyau  (qui  n'est, 
pour  ainsi  dire,  que  Tenduit  intérieur  de  la  conduite)  d'une  maçonnerie 
qui  fasse  résistance  à  la  pression,  quelle  qu'elle  soit  :  tout  diamètre  de  po- 
terie peut  servir  dans  ce  cas. 

122.  Loi's  du  projet  d'amener  les  eaux  de  l'Yvette  à  Paris,  M.  Molard 
avait  proposé  de  construire  des  tuyaux  en  pierre  forée,  de  4  mètres  de 
longueur  sur  22  centimètres  carrés  et  8  centimètres  de  diamètre  intérieur. 
Le  forage  qu'il  indiquait  devait  se  faire  de  bas  en  haut,  au  moyen  de  l'ai- 
guille de  mineur:  de  cette  manière,  le  machon  (ou  éclate  de  pierre)  tom- 
bait de  suite. 
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En  opérant  le  forage  de  haut  en  bas,  il  avait  imaginé,  pour  retirer  le 
machony  de  descendre  au  fond  du  tuyau  creusé  un  vase  portant  sur  trois 
pieds,  et  dans  lequel  retombait  la  pierre  en  poussière,  en  soufflant  au- 
tour et  au-dessous  du  vase  percé  dans  son  milieu  pour  le  passage  du 
soufflet. 

La  jonction  de  deux  tuyaux  se  serait  faite  dans  Tintérieur  d'une  forte 
borne  scellée,  le  pourtour  des  tuyaux  à  leur  entrée  dans  la  borne  étant 
garni  de  ciment. 

Cet  assemblage  présente  l'avantage  de  donner  des  points  d'appui  so- 
lides aux  tuyaux,  surtout  à  l'endroit  des  joints,  et  de  suivre  les  sinuosités 
ou  inclinaisons  du  terrain.  Il  existe  d'ailleurs  peu  de  conduites  en  pierre 
naturelle. 

123.  Fleuret,  dans'  son  ouvrage  sur  les  ciments  et  la  pierre  artificielle, 
donne  les  moyens  pour  établir  des  tuyaux  soit  continus  et  faits  sur  place, 
soit  par  parties,  fabriqués  d'avance  (voy.  fig.  6, 7  el  8). 

Les  conduites  faites  sur  place  sont  établies  de  deux  manières,  soit  en 
formant  le  passage  de  Teau  au  centre  du  ciment  avec  un  noyau  cylin- 
drique du  diamètre  donné,  soit,  après  avoir  établi  le  fond  et  les  côtés  en 
ciment,  en  recouvrant  le  dessus  de  grandes  dalles,  tuiles,  etc.^  recouver- 
tes, en  outre,  d'une  couche  de  ciment  (voy.  le  plan,  fig.  7,  et  les  coupes 
abc,  fig.  8). 

Ceux  fabriqués  d'avance  sont  moulés  et  portent  une  embotture  à  res- 
saut, que  Ion  scelle  facilement  avec  le  même  ciment. 

Le  plus  fort  diamètre  pour  conduite  qu'ait  exécuté  Fleuret  est  de  trois 
pouces  (0",081"");  il  a  fait  confectionner  des  pompes  de  différents  diamè- 
tres, où  quelques  parties  de  tuyaux  portaient  (r,30®  environ. 

Deux  maçons  et  trois  manœuvres  peuvent  préparer  le  mortier  ou 

ciment,  mouler  et  terminer  vingt-quatre  tuyaux  de  O^vH®  carrés  sur 

0°',054  de  diamètre  intérieur,  et  de  l'^ylS  de  longueur  dans  une  journée. 

Le  mètre  courant  pèse  75  livres  ;  le  poids  du  mètre  cube  est  de  3,240 

hvres,  ou  1,620  kilogrammes. 

;  Le  mortier  ou  ciment  composé  par  Fleuret  est  un  mélange  de  trois 
parties  de  sable  et  une  partie  de  tuileaux  piles,  avec  deux  parties  de 
chaux  ou  un  tiers  de  chaux.  Ce  mortier,  auquel  on  ajoute  une  légère 
quantité  de  chaux  fîisée,  pour  le  corroyer  de  nouveau,  ne  doit  son  excel- 
lente qualité  qu'aux  soins  que  l'on  apporte  à  le  bien  corroyer  avec  un 
2*  p.  Il 
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piloo  <)iiQs  une  augo  qui  eontient  9  piodi  oubes,  et  h  rexiinction  de  la 
ehgux. 

Il  eiiilQ  de  graudos  parties  de  conduites  en  piopre  fiicllce  construites 
par  Fleuret  dans  les  départements  de  la  Meurthe  et  de  la  Moselle. 

124.  Les  tuyaux  dont  se  composent  les  conduites  de  plomb  peuvent 
être  étirés,  moulés  ou  soudés  de  long. 

tios  tuyaux  étirés  ou  moulés  ont  ordinairement  3*^,8981  (12  pieds)  de 
longueur,  et  le  diamètre  peut  varier  depuis  1  jusqu'à  4  pouces.  Lorsque 
le  diamètre  doit  être  plus  grand,  on  se  sert  de  tables  de  plomb  que  Ton 
roulOi  et  dont  on  réunit  les  bords  par  un  joint  longitudinal  en  soudure  ou 
alliage  composé  de  deux  parties  de  plomb  et  d'une  partie  d'étain. 

Pour  employer  la  soudure,  les  plombiers  la  versent  sur  Tendroit  à  sou- 
der aveo  une  cuiller  en  fer,  lorsque  cet  endroit  est  bien  avivé,  Fy  relien- 
nent  avec  une  poignée  faite  en  lisière  de  drap,  et  retendent  avec  un  fer 
chaud  enduit  de  poix  résine  pour  que  cette  poignée  ne  s'y  attache  point 
et  que  la  matière  coule  mieux  i  la  jonction  terminée,  ce  fer  sert  de  même 
à  parer  et  à  unir  le  métal,  et  à  enlever  la  matière  excédante. 

Les  tuyaux  de  plomb  se  réunissent  par  emboîtement,  mais  sans  i*enile-' 
menti  et  sans  laisser  de  vide  entre  les  deux  bouts  qui  se  pénètrent.  On  les 
enveloppe  de  soudure,  pour  empêcher  les  fuites. 

On  peut  aussi  les  réunir  par  un  procédé  qui  consiste  à  faire  un  rebord 
à  ebaqua  tuyau,  à  placer  dans  le  joint  un  cuir  gras»  et  à  comprimer  les 
rebords  au  moyen  de  brides  en  fer  à  oreilles  placées  derrière. 

ISSf  Les  récipients  du  ga^  portatif  et  divers  tuyaux  employés  dans  les 
gawmètres  «ont  en  tôle.  La  forme  des  récipients  est  un  cylindre  d'une 
seule  feuille  dç  t^le  brasée  au  feu,  terminée  par  deux  calottes  sphériques 
en  fer  forgé  de  5  ipillimètres.  La  tôle  n'a  que  3  millimètres  d'épaisseur, 
@t  supporte  une  pression  de  soixante  atmosphères  à  l'épreuve,  et  de  trente 
atmosphères  seulement  pour  le  service  journalier  ;  le  diamètre  du  cylin- 
dre est  de  0"f  5$)d«  Les  autres  tuyaux  peuvent  être  employés  de  toute  lon- 
gueur, et  sont  formés  de  feuilles  de  tôle  de  i  millimètres  d'épaisseur, 
i^f^%  de  longueur,  etO'^2i  de  diamètre«^  Les  joints  longitudinaux  et  ceux 
bput  k  bout  ou  transversaux  sont  à  recouvrement,  maintenus  par  des 
Olom  riyé»  tres-rapprpchés,  avee  une  bande  de  carton  frite  dans  l-huile 
S0U9  le  recouvrementt  Ces  tuyaux  aont  essayés  à  l'eau  avant  d'y  introduire 
)e  gaz,  et  la  prewian  e*t  d'ttoe  atmeaphère. 
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19({«  Leii  tuyaux  on  fontâ  da  fer  s'obtiennent  par  le  moulage  eomme  hn 
tuyoux  de  plomb.  On  les  réunit  par  des  joints  à  brides  ou  par  des  joints  â 
emboîtements. 

Dans  le  premier  cas  \  chaque  tuyau  porte  à  ses  extrémités  une  bride 
en  retour  d'équerro,  qui  saillit  sur  le  corps  du  tuyau  et  est  percée  de  plu- 
sieurs trous.  On  pose  les  tuyaux  bout  à  bout,  et  on  les  place  de  manière 
que  les  trous  des  brides  de  deux  tuyaux  contigus  se  raccordent  les  uns 
aux  autres.  On  garnit  l'intervalle  entre  les  deux  brides  d*ttne  rondelle  en 
plomb,  à  laquelle  une  rondelle  en  cuir  est  attachée  de  chaque  cdté.  En«- 
fln,  on  serre  la  joint  au  moyen  de  boulons  qui  entrent  dans  les  trous  dont 
les  brides  des  tuyaux  sont  percées* 

Dans  le  second  cas,  les  tuyaux  sont  unis  par  un  emboîtement  de  cy- 
lindre. Pour  cela,  on  termine  un  bout  de  chaque  tuyau  par  un  renflement 
dans  lequel  emboîte  le  petit  bout  du  tuyau  suivant. 

L'intervalle  qui  les  sépare*  ou  le  vide  compris  entre  la  surfece  extérieure 
du  tuyau  mflle  et  la  surface  intérieure  du  tuyau  femelle,  est  rempli  de 
filasse  ou  de  corde  goudronnée  sur  la  moitié  de  la  longueur  du  joint  gg. 
On  luta  ensuite  avec  de  la  terre  glaise  le  tour  de  Touverture  laissée  entre 
les  deux  bouts  ;  on  pratique  un  trou  dans  la  partie  supérieure  du  lut,  puis 
on  y  fait  couler  du  plomb  fondu,  qui  remplit  tout  l'espace  hh  resté  vide;  on 
enlève  la  terre  et  on  comprime  fortement  à  coups  de  marteau  l'anneau  de 
plomb  coulé. 

La  profondeur  de  l'embottemênt  vorie  entre  16  et  9  centimètres,  de- 
puis les  plus  grandes  dimensions  jusqu'aux  plus  petites. 

187.  Un  bon  mode  d'assemblage  est  ce  qu'il  y  a  de  plus  essentiel  dans 
rétablissement  d'une  conduite,  parce  que  c'est  surtout  dans  les  joints  que 
se  manifestent  les  fuites  et  toutes  les  causes  de  dégradation. 

liorsqu'une  conduite  est  posée  sur  un  sol  mobile,  comme  Test  celui  de 
Paris,  il  est  nécessaire  qu'elle  soit  flexible,  afin  qu'elle  puisse  céder  aux 
mouvements  du  terrain.  Lorsqu'elle  est  en  (bnte,  il  hvtt  en  outre  que  les 
tuyaux  dont  elle  est  formée  puissent  s'allonger  et  se  raccourcir  suivant  que 
la  chaleur  augmente  ou  diminue. 

Si  des  tuyaux  étaient  ajustée  sur  une  grtnde  longueur,  sans  que  leurs 
bmits  pussent  se  mouvoir  librement,  ils  se  briseraient.  G^est  ce  que  Pex- 

t  Voir  i^  planches  de  la  première  partie,  pour  tout  ce  qui  est  relatif  à  l'assemblage  des  tayaox 
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périence  avait  appris  avant  que  Ton  eût  trouvé  la  loi  de  la  dilatation  des 
corps  par  les  variations  de  la  température.  Hais  elle  n'avait  pas  pu  donner 
la  mesure  de  la  force  qui  produit  ces  changements^  ni  indiquer  la  manière 
dont  elle  exerce  son  action. 

.  Si  une  conduite  était  posée  sur  une  surface  plane,  et  qu'aucune  de  ses 
parties  ne  fût  intimement  liée  avec  les  parties  fixes  du  plan  sur  lequel  elle 
reposerait,  il  est  évident  que,  quel  que  fût  le  mode  d'assemblage  des  joints 
des  tuyaux,  il  ne  s'opérerait  aucune  rupture,  puisque  la  conduite  entière 
pourrait  se  mouvoir  librement. 

Si  les  deux  extrémités  de  la  conduite  étaient  fixes,  il  n'en  serait  pas  de 
même.  Alors,  si  la  température  augmente,  la  conduite  prenant  plus  de 
longueur  tendra  à  repousser  les  deux  obstacles  fixes;  si  la  température 
diminue,  au  contraire,  elle  tendra  à  les  rapprocher.  Dans  cette  dernière 
supposition,  l'efifort  se  reporte  sur  les  assemblages  des  tuyaux,  et  si  ces 
assemblages  sont  tels  que  les  bouts  ne  puissent  se  prêter  à  aucun  mouve-  | 

ment,  comme  dans  le  cas  où  ce  sont  des  brides  réunies  avec  des  boulons,  I 

la  force  qui  se  développe  dans  le  sens  de  la  longueur  peut  bien  n'être  pas 
assez  forte  pour  séparer  les  parties  de  la  fonte,  et  opérer  cependant  la 
rupture  des  brides  et  des  boulons. 

Dans  la  pratique,  non-seulement  les  extrémités  d'une  conduite  sont  fixes, 
mais  il  se  trouve  encore  sur  la  longueur  un  certain  nombre  de  points  qui 
se  prêtent  plus  ou  moins  difficilement  au  mouvement  général,  comme  aux 
inflexions  dans  le  sens  vertical,  aux  changements  brusques  de  direction, 
dans  les  traversées  des  mura  des  regards,  des  égouts,  des  galeries,  etc.,  de 
manière  que  l'action  n'est  pas  uniforme,  et  qu'il  y  a  des  parties  plus  ou 
moins  tendues. 

Pour  obvier  à  cet  inconvénient,  on  imagina ,  lorsqu'on  ne  connaissait 
d'autre  moyen  de  réunir  les  tuyaux  que  d'une  manière  fixe  avec  brides 
et  boulons,  de  placer  de  distance  en  distance,  des  tuyaux  compensa^ 
leurs  composés  de  deux  parties  qui  s'emboîtaient  Tune  dans  l'autre,  et  qui 
qui  étaient  ajustées  de  telle  sorte,  que  le  champ  de  la  compensation  pût 
s'étendre  plus  ou  moins. 

«   La  dilatation  linéaire  de  la  fonte,  pour  un  intervalle  de  100  degrés  du  ; 

thermomètre  centigrade,  est  de  0,001 1 1 .  On  peut  supposer  que  cette  dila- 
tation se  fait  proportionnellement  à  la  température,  dans  les  limites  que 
nous  considérons,  et  estimer  à  vingt-quatre  degrés  la  plus  grande  dififérence 
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de  température  des  conduites  posées  dans  des  galeries  souterraines,  ce  qui 
donne  un  allongement  de  0''902664  sur  une  longueur  de  100  mètres. 

En  plaçant,  par  conséquent,  les  compensateurs  à  cette  distance  les  uns 
des  autres,  il  faudrait  que  leur  jeu  eût  une  étendue  de  3  centimètres  au 
moins,  dans  l'hypothèse  où  les  effets  de  la  dilatation  et  de  la  condensation 
se  manifesteraient  ^également  sur  toute  la  longeur  de  la  conduite.  Si  chaque 
tuyau  remplissait  cette  fonction,  le  jeu  ne  serait  que  d'un  miUimètre  en- 
yiron.  C'est  ce  qui  a  déterminé  les  Anglais  à  unir  par  un  emboîtement 
de  cylindres  les  grandes  lignes  de  tuyaux  qu'ils  emploient  pour  conduire 
les  eaux  de  leurs  villes.  On  termine,  ainsi  que  nous  l'avons  décrit,  un 
bout  de  chaque  portion  de  tuyau  par  un  cylindre  plus  large  que  le  corps 
du  tuyau.  Dans  cette  partie  plus  large  s'embotte  le  petit  bout  du  tuyau 
suivant.  L'emboîtement  est  tel,  que  les  deux  tuyaux  peuvent  un  peu  glis- 
ser l'un  dans  l'autre,  malgré  la  soudure  qui  les  unit,  et  se  prêter  de  la  sorte, 
soit  aux  allongements,  soit  aux  raccourcissements  produits  par  les  varia* 
tiens  de  température.  On  a  fini  par  adopter,  en  France,  ce  mode  d'assem- 
blage et  par  renoncer  aux  compensateurs,  qui  d'ailleurs  ne  sont  applica- 
bles qu'aux  conduites  en  plein  air,  comme  à  Marly,  ou  à  celles  placées  dans 
des  galeries.  Si,  d'un  côté,  ce  mode  d'assemblage  présente  des  difficultés 
lorsqu'il  s'agit  de  remplacer  un  tuyau,  ces  difficultés  sont  plus  que  com- 
pensées par  ses  autres  avantages. 

128.  La  garniture  des  joints  doit  être  élastique,  afin  de  les  rendre 
constamment  étanches,  en  se  prêtant  aux  inflexions  de  la  conduite.  On 
la  fait  ordinairement  avec  de  la  corde  humidifuge  goudronnée  et  du  plomb 
fondu.  La  corde  se  place  dans  le  fond  du  joint,  et  n'a  pour  but  que  d'em- 
pêcher le  plomb  de  couler  dans  le  corps  du  tuyau  au  moment  où  on  le 
verse.  C'est  sur  ce  métal  que  l'on  compte  uniquement  pour  assurer  la  sta- 
bilité du  joint. 

Le  plomb  se  prête  bien,  par  sa  ductilité,  aux  inflexions  de  la  conduite, 
mais  comme  il  est  dépourvu  d'élasticité,  toutes  les  fois  qu'il  éprouve  une 
compression  sur  une  des  faces  du  joint,  il  en  résulte  une  ouverture  du 
cêté  opposé.  Un  nouveau  matage  devient  alors  nécessaire  à  chaque  mou- 
vement de  la  conduite,  pour  ramener  le  joint  dans  son  état  primitif  et 
empêcher  les  fuites  d'eau.  Cet  inconvénient  se  fait  surtout  sentir  à  Paris, 
dont  le  pavé  des  rues  est  généralement  établi  sur  des  remblais  et  des 
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terres  rapportées.  On  a  proposé^  pour  le  diminuer,  de  poser  les  tuyaux 
sur  des  appuis  solides^  formés  de  maçonnerie,  dont  la  résistance  pré«» 
vienne  autant  que  possible  les  inflexions  de  la  conduite  qui  entraîneraient 
la  rupture,  ou  dans  des  galeries  voûtées  construites  sous  ces  rues  )  n)ais 
nous  verrons  plus  loin  que  ce  mode  de  pose  entr^^tnerait  dans  des  dépenses 
considérables  ou  dans  des  inconvénients  tout  aussi  gfaves  que  ceux  que 
Ton  veut  éviter.  Aussi  pensons-nous  que  Ton  doit  plutôt  changer  la  gar- 
niture des  joints. 

M.  Gueymard,  ingénieur  des  mines,  qui  a  fait  établir  des  conduites 
d'eau  à  Grenoble,  a  employé  un  mastic  connu  depuis  quelques  années 
sous  le  nom  d'aquin.  Il  se  forme  en  mélangeant  98  parties  de  limaille  de 
fonte  passée  au  gros  tamis,  non  oxydée,  avec  une  partie  de  fleurs  de  soufre. 
Lorsque  ce  mélange  est  intime,  on  prend  une  partie  de  sel  ammoniac 
gris  du  commerce,  que  Ton  fait  dissoudre  dans  l'eau  bouillante;  on 
verse  cette  dissolution  sur  le  mélange  précédent,  et  l'on  brasse  fortement, 
La  quantité  d'eau  doit  être  calculée  de  manière  que  le  mélange  de  li^ 
maille  de  fonte  et  de  fleurs  de  soufre  prenne  la  consistance  du  mortier 
ordinaire. 

Ce  mastic  dégage  une  grande  quantité  de  calorique  et  d'ammoniaqu* 
et  doit  être  employé  de  suite*  Il  ne  faut  le  préparer  qu'au  fur  et  à  mesure 
de  remploi.  On  l'introduit  dans  les  joints,  on  Tenfonce  avec  desbourroirs 
en  fer,  et  on  frappe  avec  des  massettes  en  bois.  On  laisse  sécher  le  mastic 
pendant  deux  ou  trois  jours  au  grand  air  pendant  l'été,  et  sept  &  huit  jours 
pendant  Thlver.  On  peut  ensuite  recouvrir  les  tuyaux  et  être  assuré  de  leur 
solidité.  Ce  mastic  prend  au  moins  la  dureté  et  la  compacité  de  la  bonne 
fonte  *. 

Le  mastic  d'aquin  n'est  point  élastique  et  ne  se  prête  pas  aux  mouve- 
ments de  la  conduite  produits,  soît  par  les  variations  de  température,  soit 
par  les  tassements  du  terrain  ;  ce  qui  a  déterminé  M.  Gueymard  à  assembler 
avec  le  plomb  et  la  corde  goudronnée  un  assez  grand  nombre  de  joints, 
pour  que  les  allongements  ou  les  raccourcissements  ne  fussent  pas  de  plus 
d'un  millimètre.  Nous  croyons,  d'après  cela,  que  ce  mastic  ne  doit  pas  être 
d'un  bon  usage  dans  la  pratique. 

*  timoire  sur  la  conduite  des  eaux  dans  des  tuyaux  métalliques  de  forme  cylindrique^  {sr 
B.  Gueymard,  ingénieur  an  corps  royal  des  mines,  professeur  d*histoire  naturelle  à  la  FacuM  des 
•oifne«9  de  OrenoUe. 
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M»  Friuiot  ii)*a  indiqué  la  composition  d'un  ma^Uc  dont  il  K*eiit  6ei*vi 
avoo  avantage  dans  Tassemblage  des  colonnes  montantes  d^  ses  pompesi 
qui  est  inaltérable  a  l'eaui  et  reste  élastique  quoiqu'on  prenant  une  gi*ando 
consistance.  11  se  forme  en  mélangeant  de  Thuile  de  lin,  de  Tétoupe  ha^ 
cbée  et  de  la  chaux  éteinte  à  Tair.  II  faut  l'employer  à  la  consistance  du 
mastic  de  vitrier, 

199.  h^  seule  objection  que  Ton  Tait  ordinairement  contre  les  tuyaux 
à  emboîtement  est  fondée  sur  Tembarras  de  changer  une  pièce  cassée  ; 
mais  on  peut  le  prévenir  en  plaçant  de  distance  en  distance  des  man« 
cbons  en  fonte  qu'on  fait  glisser  à  droite  et  à  gauche  lorsqu'on  veut  relever 
ou  simplement  faire  des  réparations  à  la  portion  de  conduite  comprise  entre 
deux  manchons.  Il  suffit  de  les  espacer  de  100  mètres  sur  les  grosses  con- 
duites, et  de  50  sur  les  petites. 

On  peut  employer  le  même  moyen  pour  réparer  un  tuyau  cassé,  sans 
démonter  la  conduite.  11  suffit  pour  cela  de  poser  un  manchon  en  plomb 
laminé  contre  la  fonte  sur  place.  On  serre  ensuite  fortement  le  plomb 
contre  la  fonte  avec  deux  cercles  en  fer  à  vis,  et  on  rive  les  extrémités.  Le 
manchon  pourrait  également  être  en  fonte,  en  le  composant  de  deux  pièces 
assemblées  avec  des  vices  et  des  écrous.  Par  Tun  ou  Fautre  de  ces  moyens, 
on  répare  un  tuyau  cassé  dans  moins  de  trois  heures. 

130.  n  y  a  plusieurs  manières  de  poser  les  conduites,  qui  ont  chacune 
leurs  avantages  et  leurs  inconvénients. 

1*  Sous  des  galeries  voûtées. 

On  les  place,  dans  ce  cas,  sur  des  massifs  en  maçonnerie  fondés  aoUde«< 
ment.  Elles  n'ont  à  supporter  d'autres  charges  que  leur  propre  poids  et 
eelui  de  Teau  qu'elles  contiennent.  Enfin,  on  peut  les  visiter  a  toute  heure , 
dans  toute  leur  étendue,  et  réparer  sans  recherches  inutiles  les  accidenta 
qui  peuvent  survenir. 

Mais  la  dépense  que  ce  système  entraîne  est  si  considérable,  qu'on  uq 
peut  l'adopter  que  pour  les  artères  principales,  et  dans  les  cas  fort  rares 
où  le  niveau  supérieur  du  terrain  que  l'on  veut  traverser  est  plus  ^levé  qug 
celui  de  la  prise  d'eau  ;  dans  ce  dernier  cas,  une  galerie  voûtée  est  iudi#« 
pensable,  parc^que,  ^nsçelat  on  n'aurait  aucun  moyen  de  reconnaître 
les  fuites. 

:î**  gous  d'ancipns  égouts, 
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On  ne  prend  ce  parti  que  pour  diminuer  la  dépense  ;  et  l'avantage  qui  en 
résulte  s'achète  par  une  foule  d'inconvénients.  La  pose  et  la  visite  des  con- 
duites deviennent  plus  difficiles.  Les  ouvriers  sont  exposés  à  être  asphyxiés. 
On  ne  peut  pas  multiplier  les  robinets,  parce  qu'ils  seraient  constamment 
recouverts  par  les  matières  que  l'eau  de  l'égout  entraîne  et  que  leur  ma- 
nœuvre ne  saurait  se  faire  sans  inconvénients. 

D'après  ce  système,  les  conduites  sont  posées  sur  des  consoles  en  pierre 
encastrées  dans  les  murs  latéraux,  ou  supportées  par  des  chevalets  en 
fonte  scellés  dans  le  dallage  de  ces  égouts  %  et  appliqués  le  plus  près  pos- 
sible le  long  de  leurs  pieds-droits. 

3""  Dans  de  petites  rigoles  de  maçonnerie  établies  sous  le  pavé  des  rues 
et  recouvertes  d'un  madrier. 

Les  mêmes  motifs  qui  exigent  que  les  conduites  principales  soient  pla- 
cées dans  des  galeries  spacieuses,  semblent  exiger  aussi  que  l'on  isole  les 
tuyaux  de  branchement  destinés  à  alimenter  les  bouches  de  lavage  et  les 
concessions  particulières.  Mais  on  ne  satisfait,  par  ce  moyen,  qu'à  la  con- 
dition d'asseoir  la  conduite  sur  un  sol  affermi.  La  recherche  des  fuites  de- 
vient aussi  longue  que  dispendieuse,  parce  que  l'eau  peut  couler  dans  le 
fond  de  la  rigole  sans  se  faire  jour  jusqu'à  la  superficie  du  pavé,  et  sans 
donner  lieu  à  un  enfoncement  qui  fasse  reconnaître  le  point  fixe  où  la  perte 
d'eau  a  lieu. 

La  conduite  de  la  rue  de  Bondy,  posée  d'après  ce  système,  nous  en 
offire  un  exemple.  On  ne  peut  reconnaître  les  fuites  que  par  les  infiltra- 
tions qui  se  forment  dans  un  jardin  situé  à  80  mètres  environ  de  distance 
de  la  rue.  Il  est  même  à  remarquer  que  le  sebde  ce  jardin  est  à  9  ou  10 
mètres  au-dessous  du  sol  de  la  rue  de  Bondy,  tandis  que  les  caves  des 
maisons  qui  la  bordent  ont  leur  sol  à  3  ou  4  mètres  au-dessous  de  celui 
de  cette  rue,  et  n'ont  cependant  éprouvé  aucune  infiltration  :  ce  qui  sem- 
ble démontrer  qu'il  existe,  sur  quelque  point  de  la  rue  de  Bondy,  une  es- 
pèce de  puisard  ou  d'entonnoir  où  les  eaux  des  fuites  ont  pu  s  écouler  et 
se  rendre,  en  passant  au-dessous  du  sol  des  caves,  dans  le  jardin  dont  nous 
avons  parlé. 

Cette  circonstance  nous  a  déteiminé  à  supprimer  successivement  la  ri- 

^  On  se  sert  maintenant  à  Paris  de  consoles  en  fonte  ;  voir  la  première  partie.  J.  D.  ' 
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gole  en  brique  dans  les  parties  où  Ton  était  forcé  de  découvrir  la  conduile 
pour  y  faire  des  réparations. 

4^  Enfin,  en  pleine  terre,  sous  le  pavé  des  rues. 

Ce  moyen  est  généralement  adopté  comme  le  plus  simple  et  le  plus  éco- 
nomique.  Les  conduites  participent  moins  aux  variations  do  température. 
La  moindre  fuite  donne  lieu  à  un  enfoncement  de  pavé  qui,  indiquant 
bientôt  le  mal,  en  rend  la  réparation  prompte  et  facile.  On  peut  multiplier 
sans  difficulté  les  branchements  :  aussi  ce  procédé  se  proie  1-il  essentiel- 
lement à  une  distribution  à  domicile. 

On  place  les  conduites  à  un  mètre  de  profondeur,  pour  les  soustraire  à 
l'effet  de  la  gelée  et  aux  vibrations  produites  par  le  mouvement  des  voi- 
tures. L'effet  qui  résulte  de  ces  vibrations  peut  être  très-considérable.  C'est 
ainsi  que  l'on  a  remarqué  que  lorsque  des  conduites  se  trouvent  placées 
dans  des  lieux  qui  servent  de  chantiers  de  pierre,  comme  on  en  rencontre 
beaucoup  sur  les  boulevards,  les  fuites  sont  beaucoup  plus  fréquentes,  et 
les  frais  d'entretien  plus  considérables. 

131.  Il  ne  faut  pas  combler  la  tranchée,  lorsqu'on  pose  une  conduite, 
avant  de  s'être  assuré  de  Tétat  des  joints.  Pour  cela,  on  bouche  rorifice 
de  sortie,  puis  on  laisse  arriver  l'eau  pour  faire  supporter  aux  joints  la 
pression  due  à  la  hauteur  du  réservoir  supérieur,  et  on  examine  si  les  joints 
perdent. 

132.  Pour  montrer  la  différence  entre  les  prix  d*établiss^ment  d'une 
conduite,  suivant  que  l'on  adopte  l'un  ou  l'autre  système  de  pose,  nous 
allons  présenter  un  résumé  des  dépenses  faites,  par  mètre  courant,  pour 
une  conduite  de  0™,25*^  de  diamètre. 

Dans  terre 69^  » 

Dans  une  rigole 75  » 

Dans  un  égout. 77  » 

Dans  une  galerie  pouvant  contenir  quatre  conduites  ...  48i  » 

Dans  une  galerie  ne  contenant  qu'une  conduite 318  b 

Si  l'on  fait  abstraction  de  ce  qui  est  commun  à  tous  les  systèmes,  c'est- 
à-dire  de  la  fourniture  des  tuyaux  et  de  leur  pose,  ce  qui  comprend  l'es- 
sai, le  transport,  le  bardage  et  la  mise  en  place,  le  chanvre  goudronné, 
le  plomb  fondu,  les  façon,  épreuve  et  garantie  des  joints,  nous  aurons  le 
{apport  suivant  entre  les  dépenses  qui  s'appliquent  aux  parties  qui  consti- 
tuent essentiellement  la  différence  entre  les  systèmes. 

«•  p.  Ji 
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Dans  terre. 7  38 

Dans  une  rigole 13  40 

Dans  un  égout .  18  47 

Dans  une  galerie  pouvant  contenir  quatre  conduites.  ...  120  84 

Dans  une  galerie  ne  contenant  qu'une  seule  conduite.  .   .  257  » 

On  voit  qu'en  prenant  pour  terme  de  comparaison  ou  d'unité  les 
frais  d'établissement  d'une  conduite  posée  dans  terre,  le  deuxième  et 
le  troisième  système  doublent  la  dépense^  le  quatrième  la  rend  seize  fois 
plus  grande,  et  le  cinquième  trente-quatre  fois.  Il  n'y  a  donc  pas  à  hésiter 
entre  le  choix  que  l'on  doit  faire,  surtout  si  l'on  considère  que  d'après  le 
premier  système  les  réparations  d'entretien  sont  tout  aussi  faciles  et  aussi 
économiques. 

133.  Lorsque  les  conduites  présentent  des  inflexions  dans  le  sens  ver- 
tical, lair  qui  y  est  contenu  à  l'instant  du  on  les  met  en  charge  se  porte 
au  sommet  de  ces  inflexions  ;  et  si  le  volume  de  cet  air  est  assez  considé- 
rable, il  peut  arriver  qu'il  occupe  toute  la  capacité  de  la  conduite,  et  s'y 
trouve  comprimé  de  manière  que  la  pression  due  à  la  charge  d'eau  ne  soit 
pas  assez  forte  pour  surmonter  la  force  d'élasticité  de  l'air;  alors  l'écou- 
lement est  suspendu.  En  général,  la  présence  de  l'air  dans  une  conduite 
gène  le  mouvement  de  Teau  et  diminue  le  produit  de  l'écoulement  ;  il  est 
donc  important  d'avoir  un  moyen  de  le  faire  sortir. 

134.  L'on  emploie  en  Italie  les  constructions  dites  sfiatatore,  qui  ne  sont 
autre  chose  que  des  espèces  de  cheminées  placées  sur  le  sommet  des  in- 
flexions, et  dont  l'extrémité  supérieure  s'élève  jusqu'au  niveau  delà  source. 

Ce  moyen,  tout  simple  qu'il  est,  présente  de  si  grands  embarras,  sur- 
tout dans  l'intérieur  d'une  ville,  lorsque  les  sinuosités  se  multiplient  et 
que  le  réservoir  de  prise  d'eau  est  très-élevé  par  rapport  au  coude  de  la 
conduite  qu'il  s'agit  d'évacuer,  qu'il  a  reçu  peu  d'application. 

135.  On  se  sert,  à  Paris,  ou  d'un  robinet  qu'on  laisse  ouvert  pendant 
que  Fou  met  l'eau  dans  la  conduite,  jusqu'à  ce  que  l'air  se  soit  échappé 
et  que  l'eau  commence  à  jaillir  ;  ou  d'une  soupape  tellement  disposée  qu'elle 
puisse  laisser  l'air  s'échapper  librement,  et  se  fermer  d'elle-même  lorsque 
Feau  vient  prendre  sa  place  et  remplir  la  capacité  du  tuyau. 

136.  Voici  la  description  que  M.  Girard  a  donnée  de  cette  dernière  es- 
pèce de  ventouse,  dont  Fidée  est  due  à  M.  le  chevalier  de  Bettancourt  '. 

*  RfidmcKa  tur  le$  eatw  jj^Miqueê  d^  Parié,  page  168 j  JktcripHon  aénérah  4es  diférmU 
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Elle  6st  composée  d'un  vase  cylindrique  en  fonte  de  cuivre  de  SO  cen* 
timèlres  de  diamètre  extérieur  et  de  35  centimètres  de  hauteur,  commu«- 
niquant  avec  le  tuyau  de  conduite  par  un  cylindre  vertical  de  10  centime^ 
très  de  diamètre,  boulonné  sur  une  tubulure. 

Ce  vase  porte  intérieurement  deux  traverses  percées  chacune  d'un  trou 
dans  lequel  coule  librement  une  tige  de  métal  formant  l'axe  matériel  d'un 
globe  creux  de  laiton  destiné  à  servir  de  flotteur. 

Cet  axe  du  flotteur  est  terminé  à  son  extrémité  supérieure  par  une 
portion  de  cône,  laquelle  sert  d'obturateur  à  un  orifice  de  même  forme 
pratiqué  dans  le  fond  horizontal  du  vase  cylindrique  ou  botte  de  la  veti*-* 
touse^  lorsque  le  flotteur  y  est  soutenu  par  l'action  de  l'eau  dont  elle  est 
remplie* 

Lorsque  l'air  de  la  conduite  a  pénétré  dans  la  boite  de  la  ventouse^  et  y 
a  acquis  assez  de  densité  pour  faire  descendre  convenablement  le  niveau 
de  l'eau,  le  flotteur  s'abaisse  avec  le  fluide,  entraîne  l'obturateur  que  porte 
son  axe,  et  laisse  ouvert  l'orifice  delà  ventouse  par  lequel  l'air  qu'elle  cou-- 
tient  s'échappe  graduellement. 

137.  L'eau  pesant  sous  le  môme  volume,  à  +  V  et  à  0"',76,  770  fois 
plus  que  l'air,  il  s'ensuit  que,  quelle  que  soit  la  densité  de  l'air  dans  la 
ventouse,  elle  ne  peut  jamais  être  telle  que  le  poids  du  volume  déplacé  par 
le  globe  soit  égal  à  celui  d'un  même  volume  du  liquide  ;  par  conséquent^ 
si  le  niveau  de  l'eau  baisse,  et  qu'une  partie  du  globe  surnage,  le  poids 
du  flotteur  augmente,  ce  qui  détermine  son  abaissement  et  l'ouverture  de 
la  soupape  supérieure. 

Il  n'y  a  que  l'action  de  l'air  comprimé  contre  la  partie  inférieure  de 
l'obturateur  qui  s'oppose  à  ce  mouvement,  mais  elle  est  trop  faible  pour 
pouvoir  détruire  leffet  dû  à  l'abaissement  du  niveau  de  l'eau. 

Ce  moyen  de  se  débarrasser  de  l'air  a  l'avantage  de  n'exiger  aucune  sut' 
veillance. 

La  dépense  pour  une  ventouse  est  de  325  francs. 

138.  Il  est  probable  qu'on  a  senti  depuis  longtemps  qu'il  ne  Suffisait 
paS)  pour  que  l'eau  coulât  dans  une  conduite,  que  l'orifice  d'arrivée  fût 
plus  bas  que  l'orifice  du  départ  ;  mais  on  n'en  a  trouvé  la  véritable  9%fli* 

ouvrages  à  exécuter  pour  la  distribution  des  eaux  du  canal  de  VOurcq  dans  l^intérieur  de  Paris ^ 
page  iSS.  -^  (Voir,  dans  la  première  partie,  le  dessin  de  la  tentotiBe  aujourd^htd  eii  ttsUgè  dal^fi 
la  distribution  des  eaux  de  Paris.  J.  D.) 
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cation  que  longtemps  après  la  découverte  de  la  pesanteur  de  Tair.  M.  Cou* 
plet  est^  je  crois,  le  premier  qui,  dans  un  mémoire  sur  le  mouvement  des 
eaux>  publié  en  1732,  ait  montré  que,  dans  les  conduites  qui  ont  àfi» 
pentes  et  des  contre-pentes;  l'air  se  réunit  dans  les  parties  supérieures, 
diminue  le  produit  de  l'écoulement,  et  peut,  dans  certaines  circonstances, 
rintercepter  entièrement.  Voici  ce  qu'on  lit  dans  riiistoire  de  TÂcadémie 
des  sciences  : 

«  M.  Couplet  a  vu  qu'en  lâchant  l'eau  à  l'embouchure  d'une  conduite, 
«  il  se  passait  près  de  dix  jours  avant  qu'il  en  parût  une  goutte  à  son  bout 
«  de  sortie.  Dans  la  conduite  des  eaux  qui  vont  à  Versailles,  on  remédia 
«  à  cet  inconvénient  en  mettant  aux  angles  les  plus  élevés  des  ventouses. 
«  Après  cela,  Feau  venait  au  bout  de  douze  heures,  précédée  de  bouffées 
«  de  vent,  de  flocons  d'air  et  d'eau,  de  filets  d'eau  interrompus,  et  tout 
«  cela  prenait  presque  la  moitié  des  douze  heures  d'attente.  » 

139.  Cette  remarque,  quoique  très-importante,  frappa  peu  les  esprits, 
et  M.  de  Parcieux  pensa  qu'un  mémoire  plus  détaillé  sur  cet  objet  pour- 
rait être  utile.  Il  le  publia  en  1750. 

L'auteur  y  montre  comment  l'air  peut  se  disposer  avec  l'eau  dans  une 
conduite;  dans  quels  cas  la  présence  de  cet  air  intercepte  l'écoulement  de 
Feau,  ou  en  gène  simplement  le  mouvement  :  il  y  combat  l'opinion  que 
Fair  contenu  dans  une  conduite  n'a  pour  résultat  que  d'augmenter  la 
pression  dans  les  parties  où  il  est  renfermé,  et  qu'on  peut  suppléer  aux 
ventouses  en  donnant  plus  d'épaisseur  aux  parois  des  tuyaux  dans  les 
inflexions,  ou  en  augmentant  la  chaire  motrice,  etc. 

DÉGORGEMENT. 

140.  Les  eaux  d'une  conduite  peuvent  être  versées  dans  un  réservoir 
pour  y  rester  en  réserve,  ou  servir  à  de  nouvelles  distributions. 

Elles  peuvent  alimenter  des  fontaines  monumentales  pour  l'embellisse* 
ment  des  places  et  des  promenades; 

Ou  des  bornes-fontaines  potr  le  lavage  des  rues  et  des  égouts. 

Enfin  elles  peuvent  être  recueillies  dans  l'intérieur  d'une  maison  pour 
servir  à  l'usage  de  ses  habitants. 

141.  Les  grands  réservoirs  se  font  ordinairement  en  maçonnerie  à  bain 
de  mortier,  avec  tant  de  soin,  qu'il  en  résulte  des  pièces  imperméables  à 
l'eau,  comme  le  marbre  ou  la  terre  cuite. 
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Après  avoir  donné  aux  murs  les  dimensions  convenables  pour  résister 
aux  efforts  qu'ils  doivent  supporter,  on  recouvre  les  parements  qui  doi- 
vent être  mouillés  par  un  enduit  formé  de  plusieurs  couches.  La  première 
se  pose  immédiatement  sur  le  parement  en  moellon  ou  en  briques  du  mur, 
après  avoir  bien  nettoyé  les  joints  et  arrosé  la  superficie  pour  donner  plus 
de  prise  au  mortier.  Cette  couche,  que  Ton  appelle  crépi,  se  fait  avec  du 
mortier  de  chaux  hydraulique,  bien  broyé,  un  peu  plus  gras  que  pour  la 
maçonnerie  ordinaire,  c'est-à-dire  qu'on  y  met  plus  de  chaux.  Elle  se  jette 
sur  le  mur  avec  la  truelle  ;  on  Tétend  en  ôtant  le  superflu  avec  le  tran- 
chant, pour  le  rejeter  où  il  en  manque,  ce  qui  produit  une  surface  extrê- 
mement rude. 

Lorsque  le  crépi  est  bien  sec,  on  applique  la  seconde  couche,  qu'on  ap- 
pelle proprement  enduit.  Elle  se  fait  avec  un  mortier  plus  maigre  que  le 
précédent,  c'est-à-dire  qu'on  y  ajoute  du  sable.  On  étend  cette  seconde 
couche  avec  le  dos  de  la  truelle,  en  l'unissant  le  plus  qu'on  peut. 

n  faut  effacer  tous  les  angles  rentrants,  par  des  arrondissements  de 
15  centimètres  au  moins  de  rayon;  donner  au  fond  une  pente  générale 
vers  la  décharge  ;  n'appliquer  les  enduits  que  sur  des  constructions  bien 
sèches  qui  aient  éprouvé  tous  les  effets  dont  elles  étaient  susceptibles  ; 
prendre  surtout  un  soin  particulier  de  bien  lisser  la  dernière  couche  pour 
en  rendre  la  superficie  extrêmement  dure  et  imperméable  à  l'eau. 

142.  Pour  donner  encore  plus  de  consistance  aux  enduits,  lei^  garantir 
des  impressions  de  l'air  et  de  l'eau,  les  soustraire  aux  effets  de  la  gelée,  on 
devrait  les  recouvrir,  suivant  le  procédé  de  MM.  Darcet  et  Thénard,  d'un 
mastic  composé  d'une  partie  d'huile  de  lin  cuite  avec  1/10  de  son  poids  de 
litharge  et  de  deux  parties  de  résine.  On  commence  par  sécher  les  murs 
avec  le  fourneau  de  doreur,  et  l'on  applique  ensuite  le  mastic  en  fusion 
parfaite  par  couches  successives  jusqu'à  ce  que  l'enduit  refuse  de  s'en  im- 
prégner. 11  pénètre  ordinairement  de  3  à  4  millimètres. 

Ce  mastic  de  résine  et  d'huile  peut  s'appliquer  sur  le  plâtre,  comme  sur 
la  pieiTe  et  le  mortier,  le  durcir,  le  conserver,  et  lui  donner  la  faculté  de 
résister  à  l'eau. 

Ce  procédé  pourrait  être  employé  avec  économie  pour  les  réservoirs  des 
particuliers  que  l'on  fait  ordinairement  en  bois  recouvert  d'une  lame  de 
plomb. 
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143.  Le  réservoir  que  l'on  a  construit  dans  la  rue  Saint-Victor,  sur  Taxe 
de  la  Halle  aux  vins,  peut  être  cité  comme  un  modèle  '  (pi.  X)«  Il  est  corn-- 
posé  de  deux  parties  :  Tune  rectangulaire,  qu'on  appelle  le  résenroir'de 
l'Entrepôt,  a  32  mètres  75  centimètres  de  largeur  sur  22  mètres  25  centi- 
mètres de  longueur;  l'autre,  composée  d'un  rectangle  et  d'un  demi-cer- 
cle, qu'on  appelle  le  réservoir  de  service  public,  a  la  même  largeur  que  le 
premier,  et  16  mètres  25  centimètres  de  longueur  :  le  demi-cercle  placé 
au  milieu  delà  largeur  ail  mètres  125  millimètres  de  rayon.  La  pro« 
fondeur  des  deux  réservoirs  est  de  4  mètres,  et  ils  peuvent  contenir  en- 
semble 5,821  hectolitres. 

L'épaisseur  des  murs  est  1  mètre  75  centimètres  à  la  base,  réduite  à 
1  mètre  au  sommet;  ils  sont  construits  en  maçonnerie  de  meulière  avec 
mortier  de  chaux  et  sable.  Le  fond  est  formé  par  un  massif  de  maçonnerie 
de  béton  de  75  centimètres  d'épaisseur.  Toutes  les  surfaces  mouillées  sont 
recouvertes  d'un  enduit  à  deux  couches  en  mortier  hydraulique,  formé 
avec  du  sable  et  de  la  chaux  de  Sénonches. 

Le  réservoir  est  alimenté  par  une  conduite  de  25  centimètres  de  diamè^ 
tre,  qui  prend  son  origine  dans  la  bâche  Saint-Laurent,  et  a  4750  mètres 
de  longueur;  la  différence  de  niveau  entre  le  niveau  légal  de  Teau  au  bassin 
de  La  Villette  et  la  tablette  du  couronnement  des  réservoirs  est  de  3  mètres 
943  millimètres.  Le  produit  est  de  100  pouces  ou  1919  kilolitres  en  vingt- 
quatre  heures. 

Le  système  hydraulique,  placé  dans  une  galerie  Voûtée,  comprend,  outre 
la  conduite  alimentaire,  une  conduite  de  32  centimètres  pour  le  service 
de  r Entrepôt,  une  conduite  de  distribution  de  25  centimètres  de  diamètre 
dans  les  quartiers  Saint- Victor  et  Saint-Marcel,  une  conduite  de  décharge, 
et  sept  robinets  pour  intercepter  ou  rétablir  la  communication  entre  ces 
différentes  conduites  et  les  réservoirs. 


t  Cet  éloge  du  réservoir  Saint* Victor  nous  parait  au  moins  exagéré.  La  forme  académique 
qu^on  a  donnée  à  ses  parois,  comme  sll  s'agissait  d'établir  une  pièce  d'eau  dans  nn  parc,  a  di- 
minué sa  capacité  et  augmenté  inutilement  la  dépense  de  construction.  L'idée  de  consacrer  un 
tuyau  et  un  bassin  spéciaux  pour  l'alimentation  de  l^ntrepôt  des  vins,  se  rattache  à  l'ancienne  et 
mauvaise  méthode  d'alimentation  directe  des  concessions  particulières.  Nous  avens  dû  rendra  les 
deux  bassins  au  service  public  ;  l'alimentation  de  l'Entrepôt  se  fait  en  route ,  et  deux  conduites 
de  O^^SO  remplacent  aujourd'hui  le  système  hydraulique  beaucoup  trop  compliqué  qui  existait 
autrefois. 
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144.  On  Cireuse  quelquefois  de  grands  réservoii^s  dans  le  terrain  naturel  ; 

et,  pour  les  rendre  imperméables  ^  on  étend  sur  le  fond  et  sur  les  talus, 

puxquels  on  donne  une  inclinaison  considérable,  un  corroi  général  en 

glaise,  sans  aucune  rupture  de  continuité,  recouvert  d'une  couche  de  terre 

et  d'une  couche  de  gravier. 

145/  Les  bassins  des  jardins  se  construisent  ordinairement  en  maçon*- 
nerie,  à  laquelle  on  donne  25  centimètres  d'épaisseur,  tant  pour  le  mur 
de  revêtement  que  pour  le  fond.  On  revêt  ensuite  le  tout  d'une  chemise 
de  ciment  à  gros  cailloux,  puis  d'un  lit  de  mortier  plus  tin,  formé  de  bri* 
ques  ou  tuiles  broyées  et  passées  au  sas. 

146.  On  est  obligé  de  vider  le  bassin^  soit  pour  le  nettoyer  des  saletés 
que  le  vent  y  apporte,  soit  pour  y  faire  les  réparations  que  le  temps  a 
rendues  nécessaires.  À  cet  effet,  on  donne  au  fond  horizontal  du  bassin 
une  légère  pente  vers  une  partie  de  son  contour,  où  Ton  fait  aboutir  un 
tuyau  de  plomb  ou  de  grès.  Ce  tuyau  communique  avec  un  puisard  où 
les  eaux  vont  se  perdre.  Cette  conduite  de  décharge,  d'un  calibre  propor- 
tionné au  volume  des  eaux  qu'elle  doit  laisser  écouler,  est  bouchée  dans 
l'intérieur  du  bassin,  soit  par  un  cylindre  de  chêne  entouré  d'étoupes  et 
entré  à  force  dans  le  tuyau,  soit  par  une  soupape  en  cuivre  qui  clôt  juste 
un  bout  de  tuyau  conique  du  même  métal,  et  que  la  pression  des  eaux 
maintient  fermée;  ou,  ce  qui  est  encore  préférable,  par  un  robinet  placé 
sur  la  conduite  dans  un  regard  extérieur. 

147.  M.  Lacordaire,  ingénieur  des  ponts  et  chaussées,  a  découvert  un 
ciment  qu'on  peut  employer  avec  avantage  dans  la  construction  des  bas- 
sins. On  le  mélange  avec  moitié  de  sable,  et  on  le  gâche  par  truellées 
comme  le  plâtre.  Il  durcit  promptement  à  l'air  et  dans  l'eau. 

On  commence  par  former  une  maçonnerie  de  briques,  en  l'employant 
comme  mortier.  Celles  du  fond  sont  posées  à  plat,  à  joints  recouverts  : 
celles  formant  le  pourtour  sont  posées  de  champ.  On  recouvre  ensuite  le 
parement  intérieur  d'un  enduit  de  0,027""*  (1*»)  d'épaisseur,  et  l'on  forme 
le  couronnement  au  moyen  d'un  moule  qu'on  fait  courir  horizontale- 
ment. 

Nous  avons  assisté  à  la  construction  d'un  bassin  de  cette  espèce,  placé 
dans  le  jardin  de  TËcole  des  Mines  à  Paris.  II  a  4  mètrçs  de  diamètre  et 
1  mètre  de  profondeur;  la  maçonnerie  du  fond  a  l'épaisseur  de  deux  bri- 
ques, et  celle  du  mur  circulaire  la  longueur  d'une  brique  seulement. 
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On  fit  d'abord  Fenduit  de  la  partie  verticale^  en  le  prolongeant  jusqu'à 
15  centimètres  du  fond,  pour  qu'il  n'y  eût  pas  de  joint  dans  l'angle»  I^ 
surface  inférieure  de  ce  joint  n'était  pas  horizontale ,  mais  en  biseau  : 
l'arête  apparente  disparut  entièrement,  en  lissant  le  parement  avec  une 
truelle  en  bois,  qui  ramenait  à  la  surface  la  silice  entrant  dans  la  compo- 
sition du  mortier. 

Ëntin,  on  peut  construire  des  réservoirs  en  pierre  de  taille,  en  ayant 
soin  de  garnir  tous  les  joints  avec  du  mastic  d'Àquin  ;  il  prend  sur  toutes 
les  pierres,  excepté  sur  celles  qui  sont  spongieuses.  Il  peut  être  employé 
dans  tous  les  travaux  d'art  solides,  exposés  à  toutes  les  injures  des  sai- 
sons. 

148.  Nous  distinguerons,  dans  les  fontaines  publiques,  l'ouvrage  d'ar- 
chitecture et  le  système  hydraulique. 

L'architecture  peut  varier  à  l'infini  la  forme  et  la  décoration  de  ces  mo- 
numents, aussi  les  fontaines  ont-elles  pris  différents  noms  suivant  leur 
forme  et  leur  situation  ;  mais,  soit  qu'on  élève  des  fontaines  à  bassin,  à 
coupe,  à  cascade,  soit  qu'on  ne  présente  qu'un  simple  jet,  on  ne  doit  pas 
perdre  de  vue  que  le  premier  ornement  est  une  quantité  d'eau  considé- 
rable, à  laquelle  on  donne  le  plus  grand  développement  possible.  Il  faut 
que  l'eau  se  divise  en  bulles,  qu'elle  rétléchisse  et  disperse  la  lumière,  que 
ses  effets  se  reproduisent  sans  cesse  par  le  mouvement.  Telles  sont  les 
fontaines  de  Rome,  de  Versailles,  que  l'on  ne  peut  se  lasser  d'admirer. 

Le  système  hydraulique  a  pour  objet  de  distribuer  l'eau  suivant  la  forme 
de  la  fontaine,  et  de  la  faire  jeter  par  des  statues,  par  des  conques  marines, 
des  urnes,  des  ajutages;  de  la  faire  sortir  de  l'ouverture  d'un  mur  ou  d'une 
masse  de  rochers.  Les  moyens  qu'on  emploie  sont  toujours  semblabes,  et 
se  réduisent  à  brancher  des  tuyaux  de  plomb  sur  une  conduite  principale, 
et  à  les  faire  aboutir  par  des  inflexions  aux  divers  oritices  par  où  les  eaux 
doivent  être  versées. 

149.  Lorsqu'on  veut  former  un  jet  d'eau,  il  faut  que  l'eau  ait,  à  la  sor- 
tie de  rorifice,  une  vitesse  due  à  la  hauteur  à  laquelle  elle  doit  s'élever  en 
vertu  de  la  charge  motrice.  Il  faut  donc  réduire  l'orifice  à  une  grandeur 
telle,  qu'en  multipliant  cette  vitesse  par  la  superficie  de  l'ouverture,  on  ait 
une  dépense  égale  à  celle  de  la  conduite. 

Lorsque  l'eau  doit  se  répandre  en  nappe,  alors  la  colonne  montante 
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peut  conserver  la  même  grosseur  que  la  conduite  alimentaire,  et  s'élever 
jusqu'à  la  hauteur  à  laquelle  Feau  peut  naturellement  monter  en  conser- 
vant la  vitesse  oHinaire* 

Les  planches  XI,  XII,  XIII,  XIV,  XV,  XVI,  XVII  et  XVIII  représcnlent 
plusieurs  espèces,  de  fontaines,  et  l'explication  qui  les  précède  sufiii'a  pour 
en  faire  connaître  tous  les  détails  de  construction. 

150.  Le  lavage  des  rues  se  fait,  à  Paris,  au  moyen  de  bouches  d'eau  pla« 
cées  au-dessus  du  sol  des  rues.  On  détermine  la  position  de  ces  bouches 
d*eau  d'après  la  condition  que  chacune  d'elles  puisse  arroser  la  plus  grande 
superficie  possible  de  leri'ain.  Or,  pour  atteindre  ce  but,  il  est  évident 
qu'elles  doivent  être  érigées  sur  les  points  les  plus  élevés  de  chaque  rue, 
c'est-à-dire,  à  la  limite  commune  de  deux  bassins  d'égouts  contigus.  I^a 
surface  du  pavé  de  Paris  se  trouve  en  effet  divisée  en  plusieurs  régions  ou 
compartiments  distincts,  sur  chacun  desquels  les  eaux  pluviales  et  domes^ 
tiques  s'écoulent  en  différents  sens,  pour  se  rendre,  soit  directement  à  la 
rivière,  soit  dans  Tégout  le  plus  voisin. 

181.  Les  robinets  des  bouches  d'eau  sont  enfermés  dans  des  bornes 
creuses,  en  fonte,  de  forme  prismatique. 

L'oriKce  de  la  bouche  d'eau  porte  un  pas  de  vis  destiné  à  recevoir,  en 
cas  d'iiccident,  un  tuyau  de  cuir  qui  alimente  une  ou  plusieurs  pompes 
d'incendie. 

Les  bornes  ont  1  mètre  de  hauteur;  leur  base  rectangulaire  a  ses  deux 
côtés  inégaux,  Tun  de  38  centimètres,  l'autre  de  19  centimètres  :  on  les 
adosse  contre  les  murs  de  face  des  maisons,  sur  lesquels  elles  forment 
saillie. 

152.  Cette  disposition  n'avait  donné  lieu  à  aucune  plainte;  mais  depuis 
l'établissement  des  trottoirs,  on  a  senti  qu'il  y  aurait  de  Tinconvénient  à 
conserver  une  saillie  sur  les  façades,  et  surtout  à  gêner  la  circulation  par 
un  jet  continu,  qui  forcerait  à  chaque  instant  les  piétons  à  se  détourner 
pour  reprendre  le  pavé  des  rues. 

iS5.  On  a  proposé  d'abord  de  placer  les  bornes-fontaines  en  dehors  des 
trottoirs,  et  de  les  défendre  par  deux  bornes  en  pien^e. 

Ce  moyen  a  paru  peu  satisfaisant,  parce  qu'en  mettant  les  bomes-fon*- 
taines  à  l'abri  du  choc  des  voitures,  on  créait  pour  celles-ci  des  causes 
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d'embarras  et  de  destruction,  qui  pourraient  donner  lieii  k  de  graves  aoci^ 
dents  dans  les  rues  étroites  et  populeuses. 

Comme  la  saillie  des  bornes-fontaines  sur  les  façades  est  peu  considé- 
rable,  nous  pensons  qu'il  suffirait  de  supprimer  Técoulement  au-dessus  du 
pavé.  On  eonserverait  toutefois  la  bouche  d'eau  pour  y  adapter  le  pas  de 
vis  d'un  tuyau  de  cuir  en  cas  d'incendie,  et  on  placerait  une  seconde 
bouche  d'eau  au  niveau  du  pavé,  sous  le  trottoir,  dont  l'écoulement  se- 
rait réglé  par  un  robinet  d'arrêt,  sitpé  sur  le  branchement  alimentaire 
dans  la  cuvette  de  la  borne-fontaine,  à  côté  de  Torigine  de  la  colonne 
montante. 

Enfin,  on  peut  employer  l'appareil  suivant,  dans  lequel  la  saillie  de  la 
borne  se  trouve  entièrement  supprimée. 

Il  se  compose  d'un  seul  robinet,  portant  deux  clefe  à  têtes  carrées,  sé- 
parées par  une  bouche  verticale  d'inceqdie,  et  deux  brides  de  raccordement 
aux  extrémités  :  la  première  servant  à  fixer  l'ajutage  qui  versera  l'eau  de 
lavage,  la  seconde,  le  tuyau  de  branchement  sur  la  conduite  «alimentaire. 

La  bouche  d'incendie  est  terminée  par  un  pas  de  yis  destiné  à  recevoir, 
soit  un  chapeau  couvert,  lorsque  l'eaii  servira  au  lavage,  soit  la  virole  du 
tuyau  de  cuir  qui  alimentera  les  pompes  à  incendie,  lorsqu'on  aura  inter- 
cepté le  premier  écoulement. 

Ce  robinet  se  fixe  dans  une  cuvette  de  45  centimètres  en  carré,  placée 
dans  l'épaisseur  du  trottoir,  et  fermée  parle  moyen  d'un  couvercle  en  fer 
battu* 

154.  Le  service  des  bornes-fontaines  se  fait  deux  fois  par  jour,  à  six 
heures  du  matin  et  à  midi  ' .  On  laisse  couler  les  eaux  pendant  une  heure. 
Leur  volume  n'est  pas  assez  considérable  pour  qu'elles  servent  à  nettoyer 
le  pavé  des  rues  et  les  ruisseaux  ;  aussi  ne  remplissent-elles  qu'imparfai- 
tement leur  destination.  Si  Ton  veut  réellement  maintenir  la  propreté 
dans  les  rues  de  Paris,  il  faut  faire  concourir  vers  ce  but  le  lavage  et  le  ba- 
layage des  rues.  Il  ne  suffit  pas  de  les  faire  parcourir  par  des  voitures  dans 
lesquelles  on  charge  les  tas  d'immondices  qui  ont  été  déposés  sur  le  de- 
vant des  façades.  Outre  qu'on  ne  choisit  que  celles  qui  peuvent  fournir  uq 
bon  engrais,  il  est  imposable  que  des  propriétaires  ou  locataires  de  mai- 
sons aient  le  soin  de  relever  les  boues.  On  devrait  donc  former  des  briga- 
dM  de  balayeurs  qui  précéderaient  les  voitqres  et  nettoieraient  le  pavé  et 
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les  ruisseaux  des  rues,  au  momenioù  les  eaux  couleraient*  Maift  pour  Ater 
aux  passants  le  spectacle  dégoûtant  de  leur  costume,  et  diminuer  les  em- 
barras, il  serait  convenable,  surtout  en  été,  de  ne  procéder  que  k  nuit  à 
cette  opération.  Ceci  s'accorderait,  d'ailleurs,  parfaitement  avec  le  nystème 
de  distribution  des  eaux  que  nous  proposons,  et  qui  consiste  à  faire  pen^ 
dânt  le  jour  le  service  des  concessions  particulière^  et  celui  des  fontaines 
monumentales,  et  pendant  la  nuit  le  service  des  bornes-fbntaines^  Dand 
l'intérieur  deû  mal»chés  seulement,  on  pourrait  faire  un  second  lavage  au 
milieu  de  la  journée. 

155.  Depuis  que  les  constructions  se  sont  multipliées  dans  Paris,  et 
que  Ton  a  reconnu  la  nécessité  de  rejeter  hors  de  lenceinte  des  murs  ei** 
térieurs  les  voiries  où  Ton  déposait  toutes  les  boues,  le  transport  des  im* 
mondices  donne  lieu  à  des  dépenses  très-considérables  &  La  matière  propre 
aux  engrais  ne  s'y  trouve  pas  en  assez  grande  abondance  pour  que  les 
cultivateurs  des  environs  viennent  les  ramasser,  ou  que  leur  enlèvement 
puisse  donner  lieu  à  une  spéculation  lucrative.  II  faut  donc,  autant  que 
possible,  chercher  à  diminuer  les  frais  de  transport. 

On  y  parviendra  en  balayant  les  rues  au  moment  où  les  bornes-^fontai- 
nés  couleront,  et  en  faisant  ainsi  entraîner  aux  eaux  presque  toutes  leë 
matières  liquides.  Les  chasses  produites  par  les  4,000  pouces  d'eau  dA 
rOurcq  jetés  dans  les  égouts  suffiront  ensuite  pouf  entraîner  les  dépôts^ 
Ce  n'est  qu'en  combinant  ces  différents  moyens  qu'on  pourM  obtenir  (in 
résultat  satisfaisant. 

156.  Les  petits  tuyaux  de  distribution  dans  les  maisons  particulièi^es 
n'ont  qu'un  diamètre  de  un  à  deux  pouces.  Il  est  important  de  s'assurer, 
avant  de  les  mettre  en  place,  qu'ils  n'ont  aucune  fuite  :  on  les  essaye  en 
les  emplissant  sous  une  charge  convenable,  et  observant  si  aucune  partie 
ne  se  mouille  à  l'extérieur. 

157.  Les  ouvriers  chargés  de  la  pose  des  tuyaux  doivent  éviter  de  les 
placer  dans  un  espace  libre  trop  grand,  tel,  par  exemple,  que  l'intervalle 
entre  un  plafond  et  un  plancher,  de  peur  qu'une  fuite  ayant  lieu,  l'éâtt 
ne  puisse  se  répandre  en  abondance,  et  produire  de  grands  dégâts.  On  fet'a 
bien,  en  général,  de  renfermer  le  tuyau  conducteur  dans  une  rainure  qui 
n^alt  aucune  communication  avec  une  cavité  trop  considérable. 

158.  On  doit  aussi  tenir  compte  des  variations  de  température^  et  sotts* 
traire,  autant  que  possible,  les  tuyaux  hu  contact  de  l'air.  Si  le  froid  est 
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de  quelques  degrés  au-dessous  de  zéro,  Veau  pouiTait  se  geler  et  produire 
la  rupture  des  tuyaux.  Si  Tair  en  contact  est  au  contraire  plus  échauffé 
queTeau,  il  se  refroidit,  la  vapeur  qu'il  contient  se  refroidit  également; 
par  conséquent,  Tair  est  amené  plus  près  du  point  de  saturation,  et  peut, 
en  abandonnant  son  eau,  causer  de  l'humidité. 

Il  faut  donc  envelopper  les  tuyaux  de  substances  peu  conductrices  de 
la  chaleur,  comme  de  la  bourre  ou  du  charbon  pilé,  qu'on  placerait  dans 
une  double  enveloppe  en  cuir.  On  peut  encore  mastiquer  les  tuyaux  avec 
de  l'asphalte  ou  goudron  minéral. 

159.  Lorsqu'on  établit  des  conduites  d'eau  en  tuyaux  de  plomb,  on  doit 
donner  la  préférence  à  ceux  qui  sont  tirés  à  la  filière,  car  ils  ont  le  grand 
avantage  sur  les  tuyaux  soudés  de  se  dilater  également,  et  de  pouvoir, 
dans  de  certaines  limites,  céder  sans  rompre. 

160.  L'eau  qui  alimente  les  concessions  particulières  est  ordinaire- 
ment reçue  dans  chaque  maison  dans  un  réservoir  en  charpente,  recou- 
vert à  l'intérieur  d'une  lame  de  plomb. 

La  caisse  est  formée  par  des  pièces  horizontales  reliées  par  des  mon- 
tants verticaux,  dont  les  intervalles  sont  occupés  par  des  traverses  en 
diagonale.  L'intérieur  est  planchéic  sur  toutes  les  faces,  avant  d'y  mettre 
les  tables  de  plomb,  qui,  sans  cet  appui,  pourraient  céder  au  poids  du 
volume  d'eau  qu'elles  sont  destinées  à  porter.  Enfin,  la  caisse  est  posée  à 
la  hauteur  convenable  sur  des  piliers  de  charpente,  élevés  sur  des  dés  en 
maçonnerie. 

Le  robinet  placé  à  la  partie  inférieure  de  la  conduite  alimentaire  porte 
ordinairement  un  flotteur,  qui  tend  à  fermer  ou  à  ouvrir  le  robinet,  selon 
que  l'eau  monte  ou  s'abaisse  dans  le  réservoir  (  pi.  X,  fig.  9  et  10  ).  Par  ce 
moyen,  on  évite  la  pose  du  tuyau  de  trop^plein^  et  il  n'y  a  pas  de  perte 
d*eau.  Mais  il  faut  toujours  un  tuyau  de  décharge  pour  vider  à  volonté  le 
réservoir,  et  le  nettoyer. 

On  peut  faire  également  des  réservoirs  en  maçonnerie,  mais  ils  ont  le 
désavantage  de  ne  pas  laisser  apercevoir  aussi  facilement  les  fuites. 

16i*  Lorsque  l'on  fait  des  fournitures  d'eau  par  attachement,  le  con- 
cessionnaire est  libre  alors  de  puiser  à  discrétion  dans  le  réservoir.  Mais 
on  ajoute  un  appareil  appelé  compteur  (pi.  VII,  fig.  8  et  9),  qui  a  pour 
résultat  de  tenir  en  réserve  une  fraction  d'eau  qui  s'écoule,  la  millième 
partie,  par  exemple;  et,  comme  la  fermeture  est  telle  qu'elle  exige  la  pré** 
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sence  du  coDceasionoaire  et  de  l'agent  de  radministration,  on  peut  éva- 
luer à  chaque  instant  du  jour  la  quantité  d'eau  dépensée/ 

CURIFIGATIOIV  ET  DfiPURATION  DES  EAUX  K 

I^s  eaux  peuvent  être  rendues  impures  par  des  matières  tenues  en  ms^ 
pension,  ou  par  des  substances  organiques  en  décomposition. 

Dans  le  premier  cas^  les  eaux  sont  clarifiées  par  la  précipilaiion  pro- 
duite par  le  repos,  par  la  séparation  au  moyen  de  réactifs,  par  la  filtration 
à  travers  les  molécules  de  certains  corps. 

Dans  le  second  cas,  on  dépure  les  eaux  par  la  filtration,  mais  en  em-* 
ployant  d'autres  substances,  et  particulièrement  le  charbon. 

Clarification  par  la  précipitation  ou  le  repos.  —  Le  moyen  le  plus 
simple  pour  clarifier  les  eaux,  c'est  de  les  recevoir  dans  de  vastes  bassins, 
et  de  les  y  laisser  assez  longtemps  pour  qu'elles  abandonnent,  par  le  repos, 
les  substances  étrangères  qu'elles  charrient. 

Ce  moyen  est  généralement  pratiqué;  mais  voici  les  divers  inconvénients 
qu'il  présente. 

La  dépuration  par  le  repos  est  très-lente  pour  être  bien  exécutée  ;  de  là 
la  nécessité  de  couslruire  de  très-vastes  réservoirs,  et  de  se  livrer  à  de 
grandes  dépenses. 

Si  les  matières  entraînées  doivent  leur  origine  à  des  substances  orga- 
niques, le  repos  place  l'eau  des  réservoirs  dans  la  condition  des  eaux 
stagnantes.  Ces  substances  éprouvent  facilement*  par  le  repos,  différents 
degrés  de  décomposition  ;  il  en  résulte  une  altération  plus  ou  moins  sen- 
sible de  l'eau,  et  surtout  une  privation  de  la  partie  de  gaz  oxygène  qui  est 
employée  pour  la  décomposition  de  ces  substances.  Aussi  n'obtient- on 
presque  jamais  des  eaux  bien  limpides,  même  après  avoir  consacré  à  cette 
opération  un  temps  beaucoup  plus  long  que  ne  le  permettent  les  besoins 
ordinaires  d'une  grande  distribution  d'eau. 

Clarification  par  l'emploi  des  réactifs,  et  notamment  de  Valun.  —  On  a 

'  Ce  chapitre  ne  faisait  pas  partie  de  VBuaitwr  les  moyens  d* élever ^  de  conduire  et  de  dietribuer 
lee  eaux,  pobiié  par  Genieys  ;  il  a  été  inséré  dans  les^Annalee  des  ponte  et  duiueeéee  (1"  semestre 
de  1835,  p.  S6)  après  la  mort  de  cet  habile  ingéniear.  Ce  Mémoire  renferme  des  détails  intéressants 
sur  les  appareils  de  filtrage  en  petite  qui  non-seulement  peuvent  trouver  une  application  immédia- 
tement utile,  mais  servir  de  point  de  départ  pour  résoudre  la  qnostion  du  filtrage  en  grand.  J.  D. 
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ehet^cbé  divers  mbyenis  pour  Mtet  la  séparation  des  substances  en  suspen- 
sion. Dans  quelques  établissements  de  Paris  dii  a  tenté  l'emploi  dé  sels  qui, 
par  une  double  décomposition  avec  les  sels  contenus  dans  les  eaux,  forment 
des  sels  d^me  pesanteur  spéoifique  assez  grande  pour  qu'ils  se  déposent 
promptement  et  entraînent  avec  eux  les  matières  en  suspension.  Mais  ces 
moyens^  devant  être  modifiés  d'après  les  changements  presque  eotitinùels 
qui  surviennent  dans  les  pi^oportions  de  sels  tenus  en  dissolution  dans  leë 
eaux,  ne  doivent  être  employés  qu'avee  beaucoup  de  précautions.  On  en 
trouve  ùd  exemple^  et  c'est  même  la  seule  application  que  nous  puissions 
citer,  dans  plusieurs  fabriques,  et  dans  quelques  hôpitaux,  qui^  pour  leul* 
service,  de  peuvent  pas  employer  Teau  de  Seine  telle  que  la  puisent  di- 
rectement à  la  rivière  les  diverses  pompes  de  la  ville,  lorsque  des  erues 
subites  ont  chargé  ces  eaux  de  parties  limoneuses.  Ce  moyen  consiste  à 
faire  usage  de  l'alun^  ou  sulfate  acide  d'alumine,  et  de  potasse  ou  d'am** 
meniaqUe  ;  ce  sel  agit  avec  beaucoup  d'efficacité  pour  séparer  les  matières 
étrangères  en  suspension  dans  les  eaux.  On  n'a  pas  encore  expliqué  clai« 
rement  son  mode  d'aetion  dads  cette  opération  ;  on  sait  seulement,  par 
l'expérience,  que  si  dans  un  hectolitre  d'eau  très-trouble  on  ajoute  feinq 
grammes  environ  d'alun,  l'eau  devient  très^impide,  et  dans  un  tenlps 
asscE  court. 

On  conçoit  très-bien  que  les  éléments  que  ce  procédé  introduit  dans 
l'eau  sont  en  trop  petite  proportion  pour  devenii^  nuisibles  dans  les  Usages 
ordinaires.  Mais  ee  moyen  n'est  cepebdant  pas  devenu  d'un  emploi  corn"- 
mun^  et  la  filtration,  qui  en  reproduit  d'ailleurs  tous  les  avantages^  sans 
en  présenter  les  inoonvénients,  est  aujourd'hui  le  procédé  le  plus  généra- 
lement répandu. 

Filtrations  à  travers  les  pares  de  certains  éorps.  —  Pour  séparer  par  la 
filtration  les  substances  en  suspension  dand  les  eàux^  on  met  en  pratique 
ce  que  la  nature  exécute  continuellement  sous  nos  yeux  pour  les  eaux  de 
sources.  On  a  remarqué  que  certaines  j^erres  calcaires  avaient  leur  texture 
assen  poreuse  poUr  permettre  à  l'eau  un  passage  facUé,  en  arrêtant  toute- 
fois les  corps  qu'elle  contient  :  ce  qui  produit  un  filtre  naturel. 

Onsupidée  àees  pierres  filtrantes,  en  leur  substituant  diverses  couches 
de  sablé  et  de  caillout  roulés  de  diverses  grosseurs.  Les  matières  en  sus- 
pension sont  déposées  daiis  le  trajet,  et  Veau  sort  ordinairement  assez 
limpide. 
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On  ompioid  enoore  paur  le  même  usage,  et  d'après  le  même  priaeipe, 
^e^  épooges  fines  que  l'on  fait  également  trayepsep  par  Teau  avec  lentemr, 

Lot*aqu0  la  faouUé  filtrante  de  cea  eorpa  est  ralentie  pi(r  racoumulation 
des  substapees  étrangères,  il  est  nécessaire  de  nettoyer  ces  mêmes  cprps 
pgr  des  lavages  successifs,  poqr  que  les  filtres  puissent  continuer  à  fonc- 
tionner }  seulement  les  difficultés  que  présente  cette  opération  détermÎT 
nent  à  préférer  généralement  les  filtres  composés  de  sable,  aux  éponges  p( 
aux  pierres  poreuses,  Ce  mode  de  filtraliop  se  lie,  an  surplus^  facilement 
à  remploi  et  à  Tapplic^tlon  d'une  ou  d^  plusieiirs  coiiches  de  c^rèeif  ;it^, 
addition  importante  dont  nous  allons  examiner  le^  effets,  et  au  moyen  de 
laquelle  on  parvient  à  débarrasser  les  eaux  des  substances  organiques  en 
décomposition. 

Filtration  par  remploi  du  charbon.  —  Le  charbon,  spit  animal,  soit 
végétal,  jouit  de  la  propriété  d'absorber  les  gaz  et  d'agir  sur  les  principe^ 
organiques  en  dissolution  dans  l'eau,  de  telle  sorte  qu'elle  se  trouve  non* 
seulement  débarrassée  de  toutes  les  substances  qu'elle  tenait  en  suspen- 
sion et  qui  altéraient  sa  diaphanéité,  mais  que  l'eau  la  plus  corrompue  perd 
sa  mauvaise  odeur  et  son  mauvais  goût. 

Loowitz,  de  Pétersbourg,  publia  le  premier,  au  commencement  de  ce 
siècle,  un  mémoire  sur  l'emploi  du  charbon  comme  moyen  de  purifica* 
tion  d'un  grand  nombre  de  substances.  Berthollet  indique  plusieurs  de  ces 
applications,  entre  autres  celles  de  charbonner  l'intérieur  des  tonneaux 
pour  conserver  l'eau  dans  les  voyages  maritimes.  James  Smith,  Cuchet  et 
Denis  Montfort  s'occupèrent  plus  spécialement  des  eaux  malsaines.  En 
présence  d'une  Commission  composée  de  membres  de  l'Institut,  ils  firent 
traverser  un  filtre  de  charbon  par  de  l'eau  infecte  et  repoussante.  Elle  en 
sortit  parfaitement  limpide  et  bien  potable  ;  seulement,  lorsqu'on  la  con-^ 
servait  de  nouveau  pendant  quelque  temps,  on  observa  qu'elle  reprenait 
ses  mauvaises  qualités,  de  même  qu'elle  redevenait  saine  par  une  nouvelle 
filtration  à  travers  le  charbon.  Ce  fait  prouve  que  le  charbon,  même  en 
excès,  n'enlève  pas  à  l'eau  toutes  les  substances  organiques  qu'elle  peut 
tenir  en  dissolution,  et  qu'il  n'absorbe  que  celles  qui  sont  arrivées  à  un 
eprtain  degré  de  décomposition.  Les  auteurs  de  cette  application  prirent 
un  brevet  d'invention,  et  ils  employèrent  leur  procédé  à  I9  purification 
des  eaux  distribuées  dans  Paris '; 

'  On  trouvera,  sur  la  propriété  et  les  applùations  eu  shariH)»,  Unis  Us  reas^ignenn^Rts  (p^M 
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Nous  alloiM  maintenant  faire  connaître  les  divers  appareils  qui  ont  été 
{HToposés  et  qui  sont  employés  pour  cet  efiPet;  nous  commencerons  par 
les  applications  particulières  ;  on  pcissera  ensuite  aux  emplois  généraux. 
Ce  que  nous  allons  dire  est  extrait  du  Dictionnaire  technologique. 

Les  appareils  peuvent  être  en  bois,  en  pierre  ou  en  terre  cuite  ;  leur 
forme  extérieure  est  cylindrique  ou  conique,  à  base  quadrangulaire  ou 
circulaire,  h  volonté;  on  peut  se  servir  tout  simplement  d'une  futaille.  Il 
suffit  d*  élever  lappareil,  quel  qu'il  soit,  sur  un  trépied  en  bois  d'environ 
un  pied  de  hauteur,  afin  d'en  pouvoir  tirer  l'eau  avec  facilité. 

A  4  ou  5  pouces  du  fond,  est  une  première  séparation  en  métal  ou  en 
grès,  percée  d'une  multitude  de  petite  trous  comme  une  écumoire  :  elle  est 
exactement  lutée  contre  les  parois  intérieures  de  la  fontaine.  On  place  un 
robinet  au  fond  du  vase,  pour  pouvoir  retirer  toute  l'eau  contenue  dans 
l'espace  ménagé  au-dessous  de  cette  séparation.  Un  petit  tuyau,  de  5  à 
6  lignes,  descend  du  haut  le  long  des  encoignures  de  la  fontaine,  et  vient 
aboutir  dans  cet  intervalle.  C'est  par  là  que  s'échappe  ou  arrive  l'air,  lors- 
qu'on remplit  ou  qu'on  vide  cette  capacité. 

On  met  d'abord  sur  cette  première  séparation  un  tissu  de  laine  et  par- 
dessus une  couche  de  grès  pilé  d'environ  2  pouces  d'épaisseur.  On  forme 
aussi  une  autre  couche  d'un  pied  d'épaisseur,  plus  ou  moins,  selon  la  pro- 
fondeur de  la  fontaine,  avec  un  mélange  de  poudre  grossière  de  charbon 
de  bois  et  de  grès  pilé  très-fin  et  bien  lavé.  Â  défaut  de  grès,  on  peut  em«- 
ployer  du  sable  fin  de  rivière.  On  a  soin  de  comprimer  fortement  cette 
couche,  afin  que  l'eau  qui  doit  la  traverser  reste  longtemps  en  contact 
avec  le  charbon.  Par*dessus  on  met  une  troisième  couche  de  sable  ou  de 
grès  pilé,  à  peu  près  de  2  pouces  d'épaisseur,  et  Ton  recouvre  le  tout  d'un 
plateau  ayant  la  forme  exacte  de  la  fontaine,  parfaitement  luté  dans  son 
pourtour.  Ce  plateau,  en  grès  ou  en  pierre,  est  percé  vers  son  milieu  de 
trois  ou  quatre  trous  d'un  pouce. 

On  place  sur  chacun  de  ces  trous  des  champignons  en  grès,  dont  la  tige 
creuse  est  percée  de  petits  trous;  la  tête  de  chaque  champignon  est  enve- 
loppée d'une  éponge.  L'eau,  en  traversant  les  éponges,  se  débarrasse  déjà 

pourra  désirer  dans  le  Mémoire  de  Loowitz,  traduction  anglaise»  Crellis  AnnaU  H1S5;  le 
Mémoire  de  Hiéodore  de  Saussure»  Ànnalêa  dé  chimie,  XXXH;  les  Mémoires*  intéressants  de 
MM.  Buasy  ot  Payen,  Journal  de  phartnade,  Vllf . 
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des  substances  qui  ne  sont  que  suspendues.  On  a  soin  de  laver  ces  éponges 
de  temps  à  autre. 

Un  petit  tuyau  en  plomb^  semblable  à  celui  dont  nous  avons  parlé  plus 
'  haut,  va  de  ce  plateau  à  la  partie  supérieure  de  lu  fontaine  ;  sa  fonction 
est  de  donner  issue  à  Tair  contenu  dans  les  couches  de  mattèi'es  filtrantes, 
à  mesure  que  Feau  s*y  introduit. 

Ces  dispositions  peuvent  être  modifiées  de  difféi'entes  manières  pour  les 
approprier  à  divers  usages  ;  tantôt,  par  des  cloisons  intérieures,  Feau  est 
forcée,  lorsqu'elle  est  descendue  en  se  filtrant,  de  remonter  au  ti*avers  de 
nouveaux  filtres  ;  tantôt  elle  descend  directement  jusqu'au  fond  de  Tap- 
pareil;  et  puis,  forcée  de  remonter  au  travers  des  filtres,  elle  s'échappe  par 
un  robinet  placé  vers  le  milieu  de  la  fontaine,  comme  on  le  verra  par  les 
descriptions  suivantes. 

Fontaines  domestiques.  —  Pi.  XIX,  fig.  1.  Vue  d'une  fontaine  en  grès, 
posée  sur  son  trépied,  garnie  de  son  couvercle  et  de  ses  deux  tuyaux  aériens, 
dont  on  voit  l'extrémité  supérieure  en  a;  ils  se  prolongent  dans  l'intérieur^ 
l'un  jusqu'au-dessous  du  plateau  b,  et  l'autre  jusque  dans  la  capacité 
inférieure  g.  On  a  supposé  les  parties  antérieures  enlevées,  afin  de  laisser 
voir  les  dispositions  intérieures. 

b,  plateau  métallique  luté  contre  les  parois  de  la  fontaine,  et  portant  au 
centre  un  seul  champignon  c  avec  son  éponge. 

dj  cloche  posée  en  recouvrement  sur  Tentonnoir  e,  dont  le  tuyau  porte 
l'eau  filtrée  dans  le  réservoir  g. 

f\  robinet  par  lequel  on  soutire  l'eau  filtrée  contenue  dans  le  réservoir  g. 

Fig.  2.  Vues  isolées  en  plan  et  en  élévation  de  la  cloche  df,  posée  sur  la 
première  séparation. 

Fig.  3.  Vue  du  plateau  métallique  6,  portant  un  rebord  dans  tout  son 
contour,  destiné  à  loger  le  lut,  et  une  ouverture  circulaire  au  milieu,  pour 
recevoir  la  tige  creuse  du  champignon  c,  ainsi  qu'une  petite  échancrure 
sur  le  côté,  \to\xv  le  passage  des  tuyaux  aériens  a. 

Tonneau- filtre.  —  Fig.  4.  Coupe  verticale  de  ce  tonneau,  en  bois  de 
chêne  cerclé  en  fer,  ayant  deux  anses  et  un  robinet  dans  le  bas.  On  y 
voit  en  aa,  un  premier  fond  en  bois,  garni  de  quatre  champignons  bWy 
b^j  6^,  sur  lequel  on  verse  l'eau  qu'on  veut  filtrer. 

Fig.  5.  Plan  de  ce  fond,  avec  les  quati*e  champignons  b\  6^,  b\  b*. 

ccy  deuxième  fond  percé  de  petits  trous. 

2-  p.  ii 
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.  dS  d^y  deux  couches  de  grè^  pilé»  immédiatement  au->de880U8  de  Tiin 
et  au-dessus  de  l'autre  fond.  Ces  deux  couches  sont  séparées  par  une  auti*e 
couche  de  charbon  pilé  e,  mêlé  de  grès  ou  de  sable  fin. 

Fig.  6.  Détails  d'un  champignon  6,  garni  de  son  éponge,  tant  intérieur' 
rement  que  tout  autour;  la  partie  inférieure  fse  place  et  se  cloue  sur  le 
fond  supérieur  aa. 

Filtre  portait f.  —  Fig.  7«  Coupe  verticale  de  ce  vase  conique  en  bois, 
cerclé  en  fer,  avec  deux  anses,  un  couvercle,  et  posé  sur  un  trépied  comme 
la  fontaine  domestique,  fig.  1<  Ce  filtre  est  placé  dans  le  fond  du  vase  et 
entièrement  entouré  de  grès,  que  recouvre  un  fond  aa^  non  luté  contre 
les  parois.  L'eau  dont  on  remplit  la  capacité  supérieure,  et,  partant,  la 
capacité  inférieure  bj  s'introduit  dans  l'appareil  /*,  remonte  dans  la  capa- 
cité c,  jusqu*à  la  rangée  des  trous  percés  dans  le  haut  de  la  cloison  g,  et  se 
rend  de  là,  à  travers  les  trous  du  double  fond  h,  dans  le  réservoir  d,  d*où 
elle  s'échappe  par  le  robinet  e.  Après  ce  trajet  elle  est  parfaitement  cla«^ 
rifiée. 

Fig.  8.  Plan  du  filtre  portatif,  en  fer-blanc  ou  en  plomb,  ayant  la  forme 
d'un  tambour.  Le  fond  supérieur  en  est  enlevé,  pour  laisser  voir  la  cloi- 
son g  qui  sépare  le  filtre  en  deux  capacités,  et  les  trous  pr&tiqués,  tant  dans 
le  fond  f  que  dans  le  double  fond  h. 

Fig.  9.  Vue  du  fond  inférieur  f  du  même  tambour.  La  capacité  c  est 
l'emplie  des  matières  filtrantes,  et  d  est  le  réservoir  de  leau  purifiée. 

La  fig.  10  montre  en  élévation  la  cloison  9,  ou  diaphragme  g  du  filtre. 
On  y  voit  dans  la  partie  supérieure  une  rangée  de  trous  qui  permettent  à 
Teau  de  passer  de  la  capacité  c  dans  la  cai^acité  e,  et  de  là  dans  la  capa- 
cité dy  à  travers  la  cloison  ponctuée  /i,  qui,  avec  le  fond,  forme  cette  capa- 
cité d. 

filtre  marin.  ~  La  forme  et  les  dispositions  intérieures  des  fontaines 
destinées  à  la  marine  sont  assez  diversifiées  ;  l'exemple  qu  en  présentent 
les  fig.  il  et  suivantes  en  donne  une  idée  générale.  Cette  fontaine  est 
construite  de  telle  sorte  que  le  mouvement  du  vaisseau  ne  puisse  ni  em- 
pêcher ni  ralentir  la  filtration  de  l'eau.  La  forme  extérieure,  fig.  il,  ne 
diffère  guère  de  celle  du  tonneau-filtre,  fig.  4. 

Fig.  1 1 .  Coupe  verticale  de  cette  fontaine.  On  voit,  à  la  partie  supérieure 
en  a,  un  seau  de  clapotage  qui  la  ferme  exactement,  et  dent  le  fond  est 
percé  de  trous. 
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C«  seao,  représenté  fig.  13,  est  garai  de  deux  anses  ;  il  est  destiné  à 
empêcher  Teau  de  jaillir^  lorsque  le  vaisseau  éprouve  des  iDOurements 
violents. 

La  filtration  s'opère  ici  par  ascension.  L'eau,  d'abord  vetsée  dans  le  seau 
de  clapotage,  remplit  la  capacité  b^  et  ensuite  la  capacité  inférieure  c^  pai' 
le  tuyau  de  communication  d;  en  cherchant  à  prendre  son  niveau,  elle 
remonte  à  travers  les  fonds  percés  e',  e',  et  les  couches  /!  g^  hy  pour  se 
l'endre  dans  le  réservoir  h^  d'où  on  la  tire  par  le  robinet  û 

Uy  petit  tuyau  aérien,  en  plomb,  qui  part  du  réservoir  k^  et  s'élève  jua* 
qu'au  haut  de  la  fontaine. 

m,  robinet  de  décharge  qu'on  ouvre  lorsque  la  fontaine  a  besoin  d'être 
lavée. 
Fig.  13.  Plan  du  fond  du  seau  de  clapotage. 
Fig.  14.  Plan  d'un  des  fonds  e^  ^  de  la  fontaine  percée  de  petits  trous. 
Etablmement  du  quai  des  Célestins,  à  Paris.  —  Le  système  de  dépura^ 
tion  que  nous  venons  de  décrire  a  été  établi  à  Paris  en  1806,  o'est^à-dire 
après  l'expiration  du  brevet  de  Smith,  Guchet  et  Montfort*  On  le  voit  au*** 
jourd'hui  quai  des  Célestins;  M.  Happey,  qui  l'a  fondé,  en  est  le  proprié- 
taire ;  il  peut  fournir  en  très-grande  quantité  de  Teau  dépurée  :  elle  se 
vend  au  même  prix  que  prennent  les  porteurs  d'eau,  10  centimes  (2  sous) 
la  voie.  Nous  allons  donner  une  idée  de  cet  important  établissement. 

En  entrant  dans  la  cour  on  aperçoit  d'immenses  euves  en  bois,  de  15 
pieds  de  diamètre  sur  12  pieds  de  hauteur,  de  In  contenance  chacune  de 
S50  muids. 

Elles  reçoivent  l'eau  de  la  rivière  par  tms  corps  de  pompes  mus  par  un 
manége«  L'eau  est  prise  au  milieu  de  la  rivière,  et  amenée  à  l'établisse- 
ment  par  un  aqueduc  de  50  toises  de  long.  C'est  dans  les  cuves  que  Tiau 
de  la  rivière  commence  à  déposer  le  limon  dont  elle  est  chargée. 

Pour  bien  comprendre  le  mécanisme  de  cette  opération  préparatoire,  il 
faut  supposer  d'abord  que  les  cuves  sont  vides.  On  commence  par  en 
remplir  une,  que  nous  désignerons  par  le  n**  1  ;  on  remplit  ensuite  le  n*  2, 
puis  le  n^  3;  lorsque  celle-ci  est  pleine,  on  fait  monter  l'eau  dans  les  filtres 
dont  nous  allons  {varier,  et,  lorsque  le  n^  I  est  vide,  on  fait  passer  dans  les 
filtres  l'eau  du  n*  2,  et  ainsi  de  suite.  Pendant  ce  temps  on  remplit  de  nou- 
veau le  n^  1 ,  après  avoir  fait  sortir  le  limon  qui  était  déposé  au  fond  de  la 
cuve.  On  conçoit  que  par  cet  arrangement  successif  il  y  a  toujours  une  cuve 
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pleine  dont  Feau  dépose,  une  autre  cuve  dont  Teau  monte  dans  les  filtres, 
et  une  troisième  dans  laquelle  arrive  l'eau  de  la  rivière.  Chaque  cuve  peut 
se  remplir  en  trois  heures. 

La  partie  la  plus  importante  et  la  plus  curieuse  de  cet  établissement  est 
la  salle  aux  filtres;  elle  est  placée  au  second  étage  de  la  maison,  et  toute 
l'eau  des  cuves  dont  nous  venons  de  parler  est  montée  dans  cet  étage,  où 
elle  se  purifie.  Le  même  manège  qui  fait  mouvoir  les  trois  corps  de  pompe 
qui  aspirent  l'eau  de  la  rivière,  met  en  mouvement  trois  autres  corps  de 
pompe  ^qui  prennent  l'eau  dans  les  cuves  et  la  portent  dans  la  salle  aux 
filtres. 

Cette  salle  a  87  pieds  de  long  sur  32  pieds  de  large.  La  fontaine  en  cas- 
cade, où  l'eau  arrive  par  un  long  tuyau,  fait  face  à  la  porte  d'entrée.  L  eau 
descend  en  cascades  dans  les  trois  bassins  inférieurs,  et  se  rend,  par  le 
trop-plein  du  dernier  bassin,  dans  des  canaux  qui  font  le  tour  de  la  salle, 
ainsi  que  dans  des  conduits  semblables  qui  sont  dans  le  milieu.  Les  canaux 
communiquent  ensemble  par  des  tuyaux  en  plomb,  de  sorte  que,  par  ce 
moyen,  l'eau  fait  tout  le  tour  de  la  salle  et  la  traverse  dans  son  milieu.  De 
ces  canaux  l'eau  tombe  dans  les  filtres,  et,  après  qu'elle  les  a  traversés, 
elle  se  rend  dans  deux  immenses  cuves  semblables  à  celles  qui  sont  dans 
la  cour,  d'où  elle  est  tirée  en  dehors  par  les  voituriers,  qui  la  transportent 
chez  les  particuliers. 

Les  filtres  sont  des  caisses  prismatiques  doublées  en  plomb,  qui  reçoi* 
vent  chacune  l'eau  que  fournissent  quatre  à  cinq  tuyaux.  Chacune  de  ces 
caisses  est  construite  intérieurement  comme  les  filtres  de  Smith  et  Cuchet, 
que  nous  avons  décrits;  elles  ont  un  double  fond  percé  de  trous,  sur 
lequel  est  une  couche  de  gravier,  d'un  pouce  d'épaisseur,  puis  une  forte 
couche  de  charbon  '  mêlé  de  petit  sablon  ;  le  tout  est  couvert  d'une  couche 
de  gravier,  de  1  à  2  pouces. 

L'eau  se  reml  d'abord  dans  des  vases  en  plomb,  qui  ont  la  forme  de 
bouteilles  couchées,  solidement  fixés  dans  les  canaux.  Ils  soutiennent 


*  On  dit  qa^en  traversant  les  filtres  de  charbon  Peau  se  prive  d*une  certaine  quantité  de  Pair 
qu'elle  contenait,  et  qu'il  est  indispensable  de  la  soumettre  à  une  sorte  de  batillage  pour  lui  resti- 
tuer ce  principe  de  salubrité;  mais  on  suppose,  dans  ce  cas,  que  Faction  dépnratoire  du  charbon 
est  toujours  active  ;  or,  si  Ton  observe  que  cette  matière  est  renouvelée  peu  fréquemment  dans  les 
deux  établissements  d*eaux  dépurées  de  la  capitale,  et  qu'alors  son  action  sur  le  gaz  doit  être 
nulle,  on  concevra  facilement  que  l'opération  de  batillage  devient  inntîle. 
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chacun  nne  éponge,  qui  nrréte  une  grande  partie  des  sables  que  l'eau  en* 
tratne.  Ces  éponges  sont  changées  toutes  les  deux  ou  trois  heures,  et  lavées 
avec  soin.  Un  ouvrier  est  constamment  occupe  à  cette  opération  '. 

Lorsque  nous  avons  visité  rétablissement,  il  y  avait  trente-quatre  caisses 
de  3*,25  de  longueur  et  0",65  de  largeur,  produisant  une  surface  filtrante 
de  71*,82.  On  filtrait  1,000  voies  d'eau  environ  par  jour,  ou  230  kilo-* 
litres,  ce  qui  fait  3,202  litres  par  mètre  superficiel  on  vingt-quatre  heures, 
ou  133"S42  par  heure,  et  2'"',22  par  minute. 

Etablissemeni  dit  de  la  Boule-Rougej  à  Paris.  —  11  existe  encore  à 
Paris,  à  la  Boule-Rouge,  un  établissement  monté  sur  les  mêmes  principes, 
qui  dépure  à  volonté,  isolément,  ou  mélangées,  les  eaux  qui  y  arrivent 
par  deux  prises  d'eau  distinctes ,  l'une  amenant  les  eaux  de  la  Seine, 
l'autre  les  eaux  du  canal  de  l'Ourcq. 

L'établissement  de  la  Boule-Rouge  contient  soixante -douze  filtres  de 
0^,975  de  longueur  sur  0"',487  de  largeur,  ce  qui  produit  une  surface  fil- 
trante de  34"**i9;  il  livre  à  la  distribution  do  4  h  500  voies  d'eau  par 
jour  *. 

*  Dictionnaire  tedinohgique,  t.  IX.  Paris,  1830. 

*  RenseiffnetnenU  complémentaires  recueillis  en  1833  sur  l^élablissemenl  de  la  Boule- Rouge. 
—  An  premier  étage  sont,  au  nombre  de  neuf,  d*énonnps  cuves  circulaires  ou  elliptiques  en 
bois,  contenant  ensemble  1,000  lieclolilres,  et  qui  forment  réî?ervoir  d'eau  filtrée  pour  le  rem- 
plissage des  tonneaux.  Toutes  ces  cuves  communiquent  entre  elles. 

Le  deuxième  élage  est  consacré  à  Topération  du  ûltrage  des  eaux  de  rOurcq  :  soixante-qua- 
torze filtres  en  pierre,  contenant  100  hectolitres  ensemble,  y  sont  disposés  avec  une  intelligence 
fort  remarquable. 

Tous  ces  fillres  communiquent  encore  ensemble,  ce  qui  empêche  qu'il  n'y  ait  remplissage  et  dé- 
versement par-dessus  les  bords  des  premiers  filtres.  On  peut  cependant  isoler  à  volonté  un  ou 
plusieurs  de  ces  filtres  pour  leur  nettoiement;  tous  ces  appareils  déversent  le  produit  de  leur 
filtration  dans  des  rigoles  en  plomb  qui  aboutissent  aux  cuves  du  premier  étage. 

La  filtration  s'opère  à  travers  cinq  couches. 

La  couche  supérieure  n*  1  et  la  couche  inférieure  n*  5  sont  en  petits  graviers. 

La  deuxième  couche  supérieure  n*  2  et  la  couche  avant-dernière  et  inférieure  n*  4,  sont  en 
grès  tamisé. 

Ces  quatre  couches  ont  constamment  2  pouces  d'épaisseur. 

La  couche  du  milieu  m  3  est  en  charbon  pulvérisé  et  tamisé,  son  épaisseur  varie  de  3  à 
6  ponces,  suivant  que  les  eaux  à  filtrer  sont  plus  ou  moins  chargées  de  sédiments  végétaux  et 
animaux. 

Un  contre-maître  et  deux  ouvriers  sont  employés  à  cette  manutention,  au  nettoiement  des 
filtres,  au  lavage  des  matières,  etc.,  ainsi  qu'à  la  surveillance  et  à  la  tenue  de  tout  l'établisse- 
ment. H.  C.  E. 
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Etablissement  du  Gros-Caillou.  —  Il  existe  encore  un  établissement  où 
Ton  claritic  parfaitement  les  eaux  de  la  Seine  :  c'est  celui  des  eaux  miné- 
rales artificielles  de  MM.  Planche,  BouUay,  Bouclet,  Cadet  et  Pelletier.  Cet 
établissement  est  situé  au  Gros-Caillou,  dans  le  voisinage  de  la  pompe  à 
feu.  L'eau  puisée  dans  la  Seine  arrive  directement  à  rétablissement  par 
des  conduites  de  fer. 

Deux  vastes  réservoirs  en  bois,  placés  dans  Tintérieur  de  rétablissement, 
reçoivent  celle  destinée  au  service  des  machines. 

On  a  mis  à  profit  la  pression  qu'offre  le  réservoir  de  la  pompe  à  feu  qui 
est  élevé  de  plus  de  60  pieds  au-dessus  du  sol,  pour  faire  arriver  Teau  de 
bas  en  haut  dans  le  premier  réservoir. 

Elle  y  subit  une  première  épuration  en  traversant  une  couche  de  sable 
et  de  charbon  placée  sur  un  diaphragme  à  quelque  distance  du  fond  ;  elle 
passe  de  ce  premier  réservoir  dans  le  second,  au  moyen  d'un  siphon  dis- 
posé de  telle  sorte  que  l'eau  est  obligée  de  traverser  un  deuxième  filtre»  el 
toujours  par  ascension. 

Deux  tuyaux  en  zinc,  armés  de  robinets,  distribuent  cette  eau,  qui  tra- 
verse encore  un  troisième  filtre  situé  à  la  proximité  des  machines. 

Cette  troisième  filtration  n'a  lieu  que  lorsqu'on  destine  l'eau  à  la  fabri- 
cation des  eaux  acidulées  :  elle  est  dans  ce  cas  parfaitement  limpide. 

Filtre  à  double  courant.  —  M.  Zeni,  ingénieur  à  Brest,  a  proposé  à  la 
marine  un  système  de  filtres  à  double  courant^  dont  les  essais  ont  donné 
des  résultats  avantageux,  comparativement  h  l'emploi  des  filtres  ordinaires. 
En  voici  la  description  : 

ab,  cdj  fîg.  15,  représentent  deux  tonneaux  concentriques;  un  seul,  a6, 
est  foncé  par  le  bas  :  l'autre  cd  a  quelques  échancrures  dans  le  bout  in- 
férieur des  douves.  Le  sable  est  disposé,  comme  l'indique  la  figure,  par 
couches  successives  ;  celle  qui  renferme  du  charbon  n'est  pas  plus  consi- 
dérable par  la  raison  suivante  :  depuis  qu'on  fait  usage  de  caisses  en  tôle, 
on  a  toujours  de  l'eau  fort  saine  à  bord,  seulement  elle  est  d'autant  plus 
chargée  d'oxyde  de  fer  qu'on  la  puise  plus  près  du  fond  ;  un  filtre  h  sable 
pourrait  donc  suffire.  Mais  on  est  exposé  pendant  les  relâches  à  remplacer 
l'eau  consommée  par  d'autre  qui  peut  être  insalubre,  surtout  si  Ton  se 
trouve  en  temps  de  pluie  dans  un  pays  boisé  ;  il  est  donc  bon,  pour  ce 
cas,  d*avoir  du  charbon  dans  le  filtre.  Ainsi,  puisqu'il  n'est  pas  destiné  à 
agir  continuellement,  M.  Zeni  a  jugé  à  propos  d'en  mettre  peu  :  il  est  bon 
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d'iiil)eur8  d'eu  faire  un  usage  modéré ,  parce  qu'il  défioxygène  un  peu 
TcaUt 

Si  )eD  uii*coo3itaDces  ordioairei»  de  la  uavigatiou  l'exigeaient^  on  pourrait 
rendre  le  filtre  plus  puissant  en  ajoutant  du  charbon  animal  pour  décolorer 
l'eau. 

Le  plateau  ee,  pei*cé  de  trous,  sert  à  recevoir  Teau  qu'on  met  dans  la 
corps  intérieur;  on  charge  ce  corps  jusqu'en  haut,  l'eau  descend  à  tra- 
vers les  couches  successives,  et  vient  monter  au  robinet  g  par  les  couches 
placées  dans  l'iotervalle  des  deux  tonneaux.  Le  dessus  du  filtre  est  couvert 
d'un  plateau  qui  s'emboîte  à  tabatière  sur  le  corps  extérieur;  il  est  formé 
par  deux  cercles  coneentriques  en  bois  ou  en  fer.  La  couronne  qui  résulte 
de  la  différence  de  leui^s  deux  surfaces  est  foncée  en  toile.  Cette  couverture 
^  est  placée  dans  la  double  but  d'empêcher  l'eau  rouillée  qu'on  met  dans  !• 
corps  intérieur  de  tomber  dans  l'anneau  cylindrique  où  se  trouve  l'eau 
fiUréOi  et  d'.empècber  cette  dernière  de  passer  par^d^ssus  les  bords  pen- 
dant le  roulis*  Un  chapeau  plat  recouvre  le  tout. 
11  résulte  de  ces  dispositions  : 

1  ""  Que  l'eau  obtenue  par  un  mouvement  ascensionnel  a  nécessairement 
abandonné  tous  les  petits  corps  pesantâ  qui  auraient  échappé  à  la  filtration  ; 
2""  Que  l'eau  parcourt  un  chemin  double  à  travers  les  matières  fiUrfintes, 
et  par  conséquent  s'épure  davantage; 

3""  Que  l'on  peut  nettoyer  le  filtre  sans  le  défaire,  en  établissant  seule- 
ment un  courant  en  sens  contraire  du  premier. 

examinons  ce  qui  se  passe  pendant  l'opération  :  l'eau  chargée  de  corps 
hétérogènes  se  fraye  un  passage  à  travers  les  matières  filtrantes,  et  y  dé- 
pose ces  corps  qui  finissent  à  la  longue  par  obstruer  les  chemins  habituels 
pur  où  l'eau  passait,  Âlors^  si  l'on  verse  de  l'eau  claire  par  l'intervalle  ({ui 
sépare  les  deux  tonneaux,  elle  détruit  les  routes  habituelles  du  premier 
courant,  force  les  matières  étrangères  à  remonter  vers  le  gros  sable  qui  se 
trouve  à  la  partie  supérieure  des  parties  filtrantes  du  corps  intérieur.  On 
a  soin  d'agiter  profondément  ce  gros  sable,  d'enlever  à  mesure  l'eau  mile 
avec  un  vase  ou  un  siphon  qu'on  peut,  établir  a  cet  effet*  Deux  barriques 
d'eau  sufiiseul  pour  bien  laver  le  filtre,  et  le  mettre  en  état  de  donner  de 
nouveau  les  premiers  produits.  Pour  former  le  second  courant,  on  a  soin 
de  tenir  constamment  plein,  pendant  l'opération,  le  vide  annulaire  cylin- 
drique qui  sépare  les  deux  tonneaux,  parce  qu'alors  la  cbai*ge  étant  la  plus 
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grande  possible^  l'eau  passe  avec  une  grande  vitesse^  et  a  plus  de  force 
pour  chasser  les  corps  étrangers  qui  auraient  obstrué  les  premières  voies. 

On  laisse  reposer  Teau  du  lavage,  on  décante,  et  cette  eau  passée  au 
filtre  se  trouve  ainsi  utilisée. 

On  voit  donc  que  Tusage  du  filtre  mis  jen  essai  à  bord  est  continuel  ; 
tandis  que  la  durée  de  celui  en  usage  auparavant  était  subordonnée  h  celle 
du  tamis  de  zinc,  de  la  flanelle,  et  à  Tengorgement  des  matières  filtrantes. 

On  a  aussi  employé  de  petits  filtres  en  tôle  ' ,  pour  Tusage  des  officiers. 
Dans  ces  derniers,  les  matières  sont  plus  fines,  peuvent  être  plus  serrées, 
puisqu'il  n'est  pas  nécessaire  que  les  produits  soient  proportionnellement 
aussi  considérables  ;  mais  leur  hauteur  ne  permettaitt  à  l'eau  que  de  par- 
courir un  petit  chemin,  on  s*est  arrangé  de  manière  à  la  faire  descendre 
et  monter  plusieurs  fois  avant  son  arrivée  au  robinet,  et  cela  au  moyen  de 
plusieurs  capacités  intérieures. 

Ces  petits  filtres,  construits  d'après  les  mêmes  principes  que  les  gi*andsy 
offrent  les  mêmes  avantages,  donnent  d'aussi  beaux  produits  que  les 
pierres,  et  ont  sur  les  pien'es  filtrantes  l'avantage  de  contenir  du  charbon. 

L'examen  qui  précède  prouve  que  la  question  de  la  filtration  des  eaux 
n'a  été  considérée  que  relativement  aux  usages  domestiques,  et  encore 
manque*t-on  d'expériences  précises  et  comparatives  pour  déterminer  : 

l""  Le  laps  de  temps  à  assigner  à  l'engorgement  des  matières  et  des  cou- 
ches filtrantes  ; 

S"*  Le  mode  de  renouvellement  le  plus  avantageux  des  agents  dépura- 
teurs; 

3""  Le  produit  de  la  filtration  en  raison  du  nombre,  de  Tépaisseur  et  de 
la  nature  des  couches  filtrantes  ; 

4'  Enfin,  le  degré  de  pureté  des  eaux  obtenues,  suivant  que  lem*  vitesse 
à  travet*s  le  filtre  est  plus  ou  moins  grande. 

L'actioo  absorbante  du  charbon  végétal  sur  les  gaz  et  les  matières  orga- 
niques est  très-limitée,  et  sa  durée  dépend  du  degré  de  pureté  des  eaux. 
II  en  est  de  même  du  volume  des  matières  qui  se  déposent  à  la  surface  du 
sable,  et  de  l'adhérence  qu'elles  y  contractent,  de  manière  qu'il  est  diffi- 
cile de  fixer,  on  général,  la  période  à  assigner  à  l'obstruction  d'un  filtre. 

Quand  les  eaux  de  Seine,  par  exemple,  sont  chargées  de  limon,  il  faut 

^  S'ils  sont  en  lôie,  il  faut  qu'elle  soit  enduite;  on  peut  les  faire  en  bois,  ou  même  eu  poterie. 
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hver  tous  1m  jours,  et  même  deux  fois  par  jour,  la  couche  supérieure  en 
gravier  du  filtre  du  quai  des  Célestins,  dont  nous  avons  dooné  la  descrip* 
lion.  Gomme  cette  eau  ne  contient  presque  pas  de  matières  organiques  en 
dissolution,  les  dépôts  se  forment  entre  les  couches  de  sable,  et  arrivent 
rarement  jusqu'au  lit  de  charbon ^ 

Aux  établissements  où  l'on  laisse  déposer  et  des  eaux  de  Seine  et  des 
eaux  de  TOurcq,  on  observe  que  les  dépôts  varient  de  nature  suivant  les 
circonstances  diverses  qui  affectent  les  cours  d'eau  alimentaires*  Les  ma- 
tières, abondantes  lors  de  chaque  crue  de  la  Seine,  sont  alors  légères  et 
peu  adhérentes;  lorsqu'au  contraire  la  Seine  descend  à  Tétiage,  les  matières 
deviennent  assez  rares,  et  par  conséquent  minimes  en  volume,  mab  elles 
sont  tenaces  et  filantes. 

Il  ne  suffit  pas  d'avoir  reconnu  par  des  essais  le  temps  pendant  lequel  un 
filtre  conserve  la  propriété  dépurative  :  il  faut  encore  disposer  les  couches 
de  telle  sorte  que  le  renouvellement  des  diverses  couches  filtrantes  puisse 
s'opérer  avec  facilité  et  promptitude.  Il  serait  même  désirable  qu'on  pût 
renouveler  séparément  chaque  matière  aussi  souvent  qu'il  en  serait  besoin, 
sans  toucher  aux  autres  '  • 

Dans  la  plupart  des  filtres  que  nous  avons  décrits,  on  est  obligé  d'eu-* 
lever  successivement  chaque  couche,  parce  qu  étant  superposées  on  ignore, 
lorsque  le  filtre  devient  paresseux,  quel  est  le  lit  qui  est  le  plus  obstrué* 
Dans  le  filtre  à  double  courant  de  M.  Zeni,  cet  inconvénient  n'existe  pas* 
Le  lavage  s'opère  sur  place,  et  par  un  courant  dont  la  direction  est  oppo- 
sée à  celle  que  l'eau  suit  ordinairement  pour  se  filtrer.  Mais  il  nous  parât-- 
Irait  à  désirer  que  Ion  constatât  par  des  expériences  l'efficacité  de  ce 
moyen,  car  il  ne. nous  semble  pas  possible  que  ce  lavage  soit  assez^  exact 
pour  que  le  sable  reste  complètement  exempt  d'adhéronce^vec  les  sub-* 
stances  déposées  à  la  surface. 

1  Comme  ceUe  coudilion  exigerait  une  trop  grande  surface  ûlti'anle,  ou  se  contentera  d'avoir 
autant  de  filtres  particuliers,  plus  un,  qu'ils  mettront  de  jours  à  s'obstruer.  Si  les  filtres  s*obstnient 
dans  on  jour,  par  exemple,  il  en  faudra  deux;  dans  deux  jours,  trois  ;  dans  trois  jours,  quatre,  et 
ainsi  de  tuite  ;  de  telle  sorte  que»  dans  la  première  sopposition,  on  aura  une  surface  filtrante  double 
de  celle  jugée  nécessaire  pour  assurer  le  service  ;  dans  la  deuxième,  elle  n'aura  que  moitié  en 
sus  ;  dans  la  troisième,  un  tiers,  etc.  Nous  pensons  que  lorsque  les  eaux  seront  le  plus  chargées 
les  filtres  se  renouvelleront  tous  les  trois  jours,  ce  qui  exigera  quatre  filtres  pour  en  avoir  trois  en 
activité^  c'est-lhdire  une  surface  de  filtre  «ftm  tiers  plus  considérable  que  la  surface  filtrante  tou« 
jours  prête  à  fonctionner. 

«•p.  18 
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Le  produit  de  la  tiltration  dépeod  de  la  nature  de  Teau,  qui  peut  être 
plus  ou  moins  trouble,  de  la  composition  du  filtre,  et  de  la  charge  mesurée 
par  la  différence  de  niveau  entre  la  surface  supérieure  de  l'eau  dans  le 
filtre  et  Torigine  du  robinet  d'écoulement  qui  donne  Issue  à  Teau  filtrée. 
Nous  avons  commencé  à  ce  sujet  quelques  expériences  dans  l'établissemâDt 
de  la  Boule-Rouge,  mais  les  circonstances  ne  nous  ont  pas  permis  de  les 
eontinuer.  Nous  allons  cependant  rapporter  ces  essais,  pour  montrer  de 
qu'il  serait  convenable  de  faire. 

Le  filtre  était  formé  par  une  caisse  en  grès  de  l**,  18  de  longueur,  0*^,49 
de  largeur,  et  0*,65  de  profondeur. 

'  Un  double  fond  en  bois  de  0^^,02  d'épaisseur,  percé  de  trous,  laissait, 
au-dessus  du  fond  de  la  caisse,  un  espace  .vide  de  0*,065  de  hauteur  dantf 
lequel  se  rendait  Teau  filtrée,  et  d*où  elle  s^écoulait  par  un  robinet. 

Les  couches  filtrantes,  au  nombre  de  six,  avaient  une  épaisseur  totale 
ée0^^5;  savoir: 

La  première  et  inférieure  en  gros  sable  et  gravier  ; 
.  La  deuxième  en  sable  moyen  ; 

La  troisième  en  grès  pilé  ; 
^  La  quatrième  en  charbon  pulvérisé  ; 

La  dnquîème  en  grès  pilé  ; 

La  rixième  et  supérieure  en  gros  sable. 
.   Leurs  épaisseurs  particulières  étaient  dans  les  rapports  des  nombres  4, 
o,  3|  o,  x,  jfi. 

L'ei^u  tombait  sur  le  filtre  par  un  robinet  semblable  à  celui  du  fond. 
'  Après  avoir  disposé  toutes  les  couches  bien  horizontalement,  les  avoir 
tassées  successivement  pour  laisser  le  moins  possible  de  vide  entre  elles, 
on  mHleflkreen  charge,  c'est-à«dire  qu'on  remplit  la  caisse  d'eau,  afin 
que  le  mouvement  descendant  du  liquide  s'opérét  ensuite  sur  toute  la  sur- 
foce  du  filtre. 

L'écoulement  par  deux  robinets  était  réglé  de  manière  que  la  caisse 
restât  toujours  pleine,  ou  plutôt  que  les  couches  filtrantes  fussent  toujoui's 
oouv^tes  d'eau« 

Dam  les  premières  expériences,  nous  avons  évalué  quelle  était  la  quan* 
tité  d'eau  qui  pouvait  se  filtrer  en  rendant  l'orifice  inférieur  assez  grand 
pour  débiter  toute  l'eau.  Cet  orifice  était  circulaire  et  avait  un  diamètrci 
de  0'",018;  l'eau,  en  sortant,  ne  le  remplissait  pas  tout  entier,  et  l'mr 
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pouvait  s'introduire,  ce  qui  altérait  sans  doute  tes 
lement. 
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On  voit  que  la  quantité  d'eau  filtrée  a  diminué  à  mesure  que  le  filtre 
s^ést  obstrué»  Gomme  l'eau  alimentaire  était  peu  trouble»  on  doit  regarder^ 
ce  résultat  comme  un  ma^rtnitim  qu'il  est  rarement  possible  d^atteindre/ 
et  ne  compter,  d'après  rexpériADce  de  plusieurs  années,  que  sur  2  litres 
environ  par  minute  et  par  mètre  superficiel,  ou  2,880  litiges  en  vingt-quatre 
heures  (0%1 5). 

Ce  qu'il  était  important  de  ealculer,  c'était  la  perte  de  charge  qui  résul- 
tait du  passage  de  l'eau  à  travers  le  filtre,  c'est-à-dire  la  différence  entiÂ 
la  charge  effective  et  celle  qui  correspondait  à  la  vitesse  de  l'eau  par  l'ori- 
fice d'écoulement. 

Cette  différence  peut  se  mesurer  facilement  au  moyen  d'uB  tube  ré^ 
courbé  qu'on  introduit  dans  la  boite  par  un  orifice  percé  près  du  fond.  La 
hauteur  à  laquelle  l'eau  s'élève  dans  ce  tube  indique  la  charge  qui  pèse, 
sur  le  fond,  ou  qui  est  employée  à  produire  la  vitesse  d'écoulement  de 
L'eau  filtrée.  La  différence  entre  cette  hauteur  et  celle  du  niveau  de  l'eau 
dans  Ja  eaiase  indique  dt^nc  la  charge  employée  à  produire  la  fihratioDr 
'  Il  pe  fsiut  pas  oublier  que  les  expériences  ne  sauraient  être  exactes  que^ 
tout  autant  qu'on  établit  dans  les  encoignures  de  là  caisse  des  (ubès  del^ 
à  6  lignes  d0  diaihètre,  qui  pénètrent  jusqu'à  l'intervalle  ménagé  entré  le 
fond  de  la  caisse  et  le  plateau  en  bois  qui  soutient  les  couohes  filtrantes/ 
C'est  par  ces  tubes  que  s'échappe  ou  arrive  l'air,  lorsque  cette  capacité  se 
remplit  ou  se  vide.  :-, 

Nous  avons  fait  couler  l'eau  par  un  ajutage  conique,  et  afin  de  bien 
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évaluer  la  surfoce  de  Torifice,  corrigée  de  Teffet  de  la  contraction,  nous 
avons  rempli  la  caisse  d'eau  avant  de  composer  le  filtre.  La  charge  étant 
de  0",565,  le  produit  de  l'écoulement  a  été  de  105  litres  en  vingt-cinq  mi« 
Dûtes,  ou  do  0*"'^' ,00007  par  seconde. 
La  formule  qui  sert  à  calculer  la  dépense  est 

Q=m«K^=4,43m«Kir.  (1) 

Q  étant  la  dépense  d'eau  par  seconde,  en  prenant  le  mètre  cube  pour 
unité  ; 
H  la  hauteur  de  la  charge  ; 
»  la  superficie  de  Torifice  (diamètre  =  0»018)  ; 
m  le  coefficient  de  contraction, 

on  en  tire  ^«  =  _^; 

ei  en  substituant  n  la  place  de  Q  et  de  H  les  valeurs  O'"^', 00007  et  0"',565 
fournies  par  Texpérience  sus-relatée ,  on  obtient 

m&>  =  0,000021022; 

»      *  Al 

^  ^"  "  ~  (4,43X0,000021022)*'  ^   ■ 

Cette  formule  nous  servira  à  calculer  les  valeurs  de  H  correspondantes  à 
de»  dépenses  observées. 

Ayant  fiût  recomposer  le  filtre,  nous  avons  renouvelé  l'expérience  sur  le 
produit  de  Técoulement  en  conservant  la  môme  charge.  Nous  avons  trouvé 
67  litres  en  vingt  minutes,  ou 

Q  =  0"  «0,00005583. 

Substituant  dans  la  formule  (2),  on  en  conclut  : 

H  =  0",35941. 

La  charge  effective  étant  de  0'',565,  il  s'ensuit  que  la  perte  a  été  de 
0*,20559,  employée  à  filtrer  67  litres  en  vingt  minutes,  sur  une  surface 
de  0"^-,5782,  ou  &"-,79  par  mètre  superficiel. 

Dans  une  autre  expérience  on  a  filtré,  toujours  avec  la  même  charge, 
78^^,50  en  trente  et  une  minutes;  ce  qui  donne  : 

Q  =©««,0004222..  . 
et  par  suite 

H  =  0-,20534. 
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La  charge  effective  étant  0",565,  la  perte  a  donc  été  de  0"935966,  em- 
ployée à  filtrer  78'^, 50  en  trente  et  une  minutes,  sur  une  surface  do 
0"»«*,5782,  ou  4"*-,38  par  minute  et  par  mètre  superliciel. 

En  partant  de  la  supposition  qu  on  ne  filtrerait  que  2  litres  par  minute  et 
par  mètre  superficiel,  ou  2,880  litres  par  vingt-quatre  heures  (0p®-^'"*,15), 
on  trouve  que  la  perte  de  charge  est  de  0",523. 

Dans  cette  même  hypothèse,  il  faudrait  5,333  mètres  de  surface  filtrante 
pour  dépurer  une  distribution  publique  journsilière  de  800  pouces  d'eau. 

Et  par  conséquent,  en  admettant  pour  les  cas  où  les  eaux  de  la  Seine 
sont  chargées  de  limon,  la  nécessité  d  avoir  un  quart  des  filtres  en  chô- 
mage et  en  nettoyage,  il  faudrait  s  assurer  d'une  surface  de  filtres  de  7,000 
mètres  carrés  (environ  2/3  d'hectare). 

Noos  croyons  devoir  comf^éter  cette  Notice  sur  le  filtrage  des  eaux  en  petit,  par  la 
de5;cription  sommaire  des  appareils  employés  aujourd'hui  dans  les  fontaines  mar- 
chandes de  Paris.  On  appelle  ainsi  les  établissements  où  l'eau  filtrée  est  vendue  à  des 
porteurs  d'eau  qui  la  transportent  a  domicile,  dans  des  lonneaux  conduits  par  un  homme 
ou  par  un  cheval. 

Les  deux  Compagnies  qui  ont  soumissionné  le  filtrage  se  servent  de  vases  clos  pour 
utiliser  la  pression.  Ceux  de  la  Compagnie  française  sont  disposés  de  la  manière  suivante  ; 
Hg.  16  :  Teau  naturelle  arrive  par  le  robinet  1  et  sort  filtrée  par  le  robinet  4,  qui  est 
en  communication  avec  le  réservoir  de  rétablissement.  Les  robinets  2  et  3  sont  fermés 
pendant  le  filtrage;  nous  expliquerons  tout  à  l'heure  leur  usage.  L'eau,  en  traversant 
un  premier  compartiment  rempli  d'épongés  serrées,  s'y  dégrossit  et  arrive  k  peu  près 
propre  dans  le  compartiment  qui  contient  du  grès  pilé  ;  Ih  elle  abandonne  les  ma- 
tières les  plus  ténues  qui  ont  échappé  aux  éponges,  et  passe  dans  un  dernier  compar* 
timent  rempli  de  gravier  et  de  charbon ,  dont  nous  ne  comprenons  pas  beaucoup 
Tutilité,  attendu  que  le  charbon  est  trop  rarement  renouvelé  pour  pouvoir  absorber  les 
miasmes  contenus  dans  l'eau.  Ces  divers  compartiments  sont  séparés  par  des  disques 
métalliques,  percés  de  trous  assex  fins  pour  ne  j)as  laisser  échapper  les  matières  pressées 
entre  leurs  surfaces.  Voici  comment  s'opère  le  nettoiement  :  la  plus  grande  partie 
de  la  vase  s'arrétant  dans  les  éponges,  ces  matières  ont  besoin  d'être  nettoyées  plus 
souvent  que  les  autres ,  et  on  peut  le  faire  sans  démonter  l'appareil ,  en  changeant 
le  sons  du  mouvement  de  Teau  au  moyen  d'une  simple  manœuvre  de  robinet  ;  on 
ouvre  un  robinet  de  dégorgement  d  dans  le  compartiment  au-dessus  des  éponges  et 
le  robinet  3,  on  ferme  le  robinet  1,  ce  qui  détermine  dans  l'appareil  un  courant 
en  sens  inverse  qui  entraîne  une  partie  des  impuretés  déposées  dans  les  éponges ,  et 
leur  permet  de  fonctionner  de  nouveau  pendant  quelque  temps.  Quand  on  a  répété 
cette  opération  un  certain  nombre  de  fois ,  on  est  obligé  de  démonter  la  partie  supé- 
rieure du  filtre  pour  nettoyer  les  éponges  d'une  manière  complète.  Enfin ,  beaucoup 
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plus  rafement  on'  démonte  le  compartiment  qvii  contient  le  grès  pilé.  Un  de  ces  tp- 
pareiby  de  0"*»75  de  diamètre,  donne,  quand  il  est  nettoyé,  de  iS  à  15<"«^*  à  Theure. 
Nous  ne  nous  dissimulons  pas  ce  que  ce  renseignement  a  de  vague  et  d'incomplet» 
puisque  nous  ne  pouvons  donner  la  pression  sous  laquelle  ce  résultat  a  été  obtenu.  Du 
reste,  ce  procédé  de  filtrage  n'est  qu'une  modification  de  systèmes  déjà  connus. 

Celui  de  la  Ck>mpagnie  Souchon  présente  une  idée  nouvelle ,  par  la  matière  em« 
ployée  à  l'opération.  C'est  de  la  laine  tontisse,  c'esl-à-dire  provenant  de  la  tonte 
des  draps.  Cette  matière  se  lave  facilement  et  à  grande  eau,  prend  la  consistance  d'une 
bouillie,  qui  lui  permet  de  remplir  exactement  les  compartiments  qui  lui  sont  destinés^ 
où  on  la  tasse  et  la  serre  entre  des  cercles  garnis  d'un  grillage.  La  vase  s'arrête  dans* 
la  partie  supérieure  de  la  couche  filtrante,  dont  elle  n'occupe  guère  que  1  ou  2  centi- 
ihètres,  de  sorte  que  quand  le  filtre  est  obstrué,  il  suffit  d'ouvrir  Tappareil  (fig.  47),  et 
d'enlever  une  très-petite  couche  de  laine.  Quand  plusieurs  nettoyages  saocesaifii  ont 
trop  considérablement  réduit  l'épaisseur  de  la  couche  filtrante,  on  remplace  la  laine 
par  d'autre  laine  convenablement  lavée  -,  car  cette  matière,  rendue  imputrescible  par  un 
tannage  préalable,  peut  servir  indéfiniment.  Quant  à  l'appareil,  quelques  mots  suffiront 
pour  faire  comprendre  la  disposition  du  dernier  système  adopté.  Il  est  à  double  effet, 
e'est-à-dire  qu'il  y  a  deux  surfaces  filtrantes ,  l'une  en  haut  et  l'autre  eo  bas  ;  il  est 
.  monté  sur  des  tourillons  qui  permettent  de  le  renverser,  au  moment  du  nettoiement.. 
L'eau  entre  par  Taxe  de  rotation  A,  se  divise  dans  le  tuyau  vertical  DC,  arrive  sur  les 
deux  surfaces  filtrantes,  qu'elle  traverse  pour  se  rendre  dans  lé  compartiment  commun 
B  et  sortir  par  le  tuyau  V;  deux  robinets  purgeurs  appliqués  sur  les  plaques  de  fond,  et. 
déboiichaut  à  Textérieur,  permettent  de  donner  à  l'eau  un  mouvement  en  sens  inverse 
qui  opère  un  nettoyage  partiel,  et  retarde  le  moment  ou  l'on  est  obligé  d'enlever  une. 
partie  de  la  couche  de  laine.  Un  chftssis  en  fonte  recouvre  le  dernier  grillage  métallique,, 
et  est  pressé  par  une  vis  de  pression  maintenue  dans  une  traverse  fixe.  Cet  apparaît 
donne  environ  4S0*  par  vingt-quatre  heures,  avec  une  charge  assez  faible. 

Les  deux  systèmes  de  filtrage  que  nous  venons  de  décrire  sont  brevetés,      i.  D. 
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Filtres,  —  L'eau  que  ces  machines  élèvent  pour  les  fontaines  leur  est 
Fournie  par  les  filtrations  qui  s'opèrent  à  l'aide  des  travaux  que  nous 
avons  faits  pour  cet  objet  dans  le  banc  d'alluvion  que  la  rivière  a  déposé, 
depuis  une  cinquantaine  d'années,  au  pied  du  cours  Dillon,  et  qui  est  prin«* 
cipalement  composé  de  gravier  et  de  sable  entremêlés  souvent  de  cail- 
loux, et,  en  quelques  endroits,  d*un  limon  vaseux  ;  son  étendue  et  sa  forme 
sont  indiquées  à  la  PI.  XIX,  flg.  18, 

H.  Abadie,  dans  son  premier  projet,  celui  où  il  établissait  ses  machines 
sur  le  bord  du  canal  de  fuite  du  moulin  du  château,  avait  entouré  leuris 
puisards  d'une  circonvallation  de  sable  et  de  gravier  contenue  dans  des 
cases  de  maçonnerie  ;  il  pensait  que  les  eaux  du  canal,  en  traversant  cette 
masse  filtrante,  y  déposeraient  leurs  saletés  et  arriveraient  claires  à  ses 
pompes.  Par  une  disposition  ingénieuse,  qui  était  permise  par  lei^  loca- 
lités, il  pouvait  faire  traverser,  mais  en  sens  contraire,  cette  même  masse 
par  les  eaux  de  la  rivière  ;  eu  le  faisant,  lorsqu'elles  étaient  claires,  il  es- 
pérait  nettoyer  ses  sables,  et  sans  déplacement. 

Â  ce  mode  naturel  de  clarification,  M.  Virebent  proposa  de  substituei* 
celui  dont  on  faisait  usage,  depuis  plusieurs  années,  dans  les  appareils 
qui  fournissaient  aux  habitants  presque  toute  l'eau  potable.  Ici  l'eau  s'é- 
purait en  traversant,  non  horizontalement  une  masse  de  sable,  comme 
dans  le  projet  de  M.  Abadie,  ni  de  haut  en  bas,  comme  dans  les  fontaines 
filtrantes  ordinaires,  mais  de  bas  en  haut,  et  à  plusieurs  reprises. 

'  M.  d'Âubttîsson ,  ingénieur  eu  chef  des  mines»  a  publié,  sur  ]a  distribution  d*eau  qu'il  a  fail 
établir  à  Toulouse,  une  Notice  pleine  d'intérêt  {Annales  des  ponU  et  chau&sées^  2*"*  semestre 
iS38).  Nous  croyons  devoir  en  extraire  ce  qui  est  relatif  aux  filtres  naturels,  parce  que  ces  filtres 
ont  eu  un  succès  complet  et  que  ce  système  nous  panlt  soscepCible  de  rocefoir  ailleore  d'utilts 
appUettions. 

Dans  la  preoûère  partie  de  sa  Notice,  M.  d'Aubuisson  fait  counaUre  que  Teau  de Ja  Garonue 
est  élevée  dans  uu  çbâteau  d'eau,  uu. moyen  de  deux  macbfnes  placées  èùv  le  bord  du  fleuve  et 
pouvant  élever  cliacune  iOO»  d'eau,  1.  B. 
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Ces  projets  furent  soumis  à  TÂcadémie  des  scienees,  qui  nomma,  pour 
les  examiner,  une  Commission  dont  M.  Maguès  faisait  partie.  Elle  fit  des 
observations  dans  différentes  claritications  de  la  ville,  et  il  en  résulta  que 
lorsque  les  eaux  de  la  Garonne  sont  très«sales,  on  ne  peut  les  purifier 
complètement  qu'en  les  faisant  passer  successivement  à  travers  4  couches 
de  gravier  et  de  sable,  ayant  4  pieds  d'épaisseur  chacune;  et  que  1"'^',00 
de  ces  couches,  supposées  placées  les  unes  sur  les  autres,  ne  clarifie  que 
20"*'''-,00  en  24  heures;  c'est  un  pouce  d'eau  «  D'après  ces  résultats,  qui 
furent  exposés  en  détail  dans  le  rapport  de  M.  Maguès,  l'Académie  conclut 
à  ce  que  les  moyens  présentés  par  MM.  Âbadic  et  Virebent  n'étaient  pas 
suffisants  pour  clarifier  200  pouces  d'eau. 

M.  Maguès  penchait  pour  les  filtres  naturels  ;  et  lorsqu'on  projetait  de 
s'établir  à  la  pointe  de  Tile  de  Tounis,  il  croyait  qu'un  vaste  puits  qui  y 
serait  creusé  fournirait  une  quantité  d'eau  considérable  ;  cette  opinion  lui 
était  suggérée  par  les  observations  qu'il  avait  faites  sur  le  produit  des  puits 
de  cette  lie,  produit  toujours  alKmdant  et  limpide. 

Aussi,  loi'squ*ou  se  porta  à  Saint*Cyprien,  il  s'empressa  de  demander 
qu'on  ouvrit,  pour  essai,  une  fosse  dans  le  banc  d'alluvion  qui  est  au* 
dessous  du  cours  Dillon  ;  elle  fut  commencée  près  de  ce  cours. 

Qudque  temps  après,  M.  Chaumont,  qui  se  chargea  de  ce  qui  concer- 
nait les  filtres,  la  fil  porter  plus  près  de  la  rivière  (  a  la  tète  du  premier 
filtre),  Ph  XIX,  fig.  18.  11  lui  donna  3»,10  de  profondeur,  et  14-,00  de 
long  sur  8  de  large  dans  le  bas.  A  l'aide  de  vis  d'Archimède,  il  en  épuisait 
Feau  ;  il  observait  ensuite  le  temps  qu'elle  mettait  à  s'élever  à  une  cer-- 
taine  hauteur,  et  il  en  concluait  le  produit  de  la  masse  filtrante  circonvoi- 
sine;  cette  eau  était  d'aiHeurs  très-belle.  Trois  expériences  qu'il  fit  de 
celte  soite  le  portèrent  à  penser  qu'on  obtiendrait  les  200  pouces  d'eau 
voulus,  à  l'aide  d'une  excavation  de  forme  elliptique,  ayant  dans  le  haut 
33", 00  de  long  et  23"*,00  de  large,  et  dont  le  fond  serait  à  1"',00  au-dessous 
du  niveau  des  basses  eaux  de  la  rivière.  La  Commission  vit  bien  qu'il  n  y 
avait  que  peu  de  rapport  entre  le  produit  obtenu  dans  ces  expériences,  où 
le  teri'ain  tout  imprégné  d'eau,  qui  entourait  l'excavation,  était  comme 
un  réservoir  qui  les  y  versait  dès  sa  mise  à  sec,  et  le  produit  que  l'on 
aurait  loi-sque  ce  même  terrain,  desséché  par  un  écoulement  continu,  ne 
fournirait  plus  dans  le  bassin,  en  un  certain  temps,  que  l'eau  qui  aurait 
pu  filtrer  durant  ce  temps  à  travets  le  massif  de  terre  qui  le  séparait  de  la 
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rivière.  Toutefois,  elle  adopta  la  proposîtiou  de  M.  Ghaumont,  sauf  à  aug* 
menter  par  la  suite  l'étendue  de  rexcavation,  jusqu'à  ce  que  les  besoins 
des  fontaines  fussent  satisfaits. 

Premier  filtre.  —  Pour  commencer  ce  travail,  il  fallut  attendro  Tenlièie 
confection  des  canaux  de  fuite,  afin  de  procurer  un  écoulement  aux  eaux 
qui  allaient  arriver  en  abondance  dans  les  profondes  excavations  faites  près 
de  la  rivière  et  au-dessous  de  son  niveau, 

A  pailir  de  la  tête  de  ces  canaux,  on  ouvrit,  dans  le  banc  d'alluviou, 
un  fossé  que  Ton  poussa  jusqu'au  lieu  où  devait  être  le  bassin  destiné  à 
recevoir  le  produit  des  flltrations,  et  on  donna  à  ce  bassin  la  forme  et  les 
dimensions  d'abord  projetées. 

Lorsqu'il  fut  terminé,  on  jaugea  à  diverses  reprises,  et  la  rivière  étant  à 
différentes  hauteurs,  le  produit  des  fillrations;  il  ne  fut  que  de  56  à  73 
pouces  d'eau,  et  moyennement  de  60;  d'ailleurs,  cette  eau  était  toujours 
limpide,  quel  que  fût  l'état  de  la  rivière. 

Ainsi,  il  était  évident  qu'on  pouvait  compter  sur  la  qualité  des  eaux,  et 
établir  définitivement  la  conduite  qui  devait  les  mener  aux  puisards  des 
machines  hydrauliques.  On  avait  d'aboi*d  projeté  d'employer  des  tuyaux  en 
poterie;  mais  on  trouva  plus  convenable  de  faire  usage  de  ceux  en  fonte. 
On  leur  donna  0"^,305  de  diamètre  ;  on  les  posa  au  fond  du  fossé  creusé 
pour  les  recevoir,  et  dans  la  direction  marquée  abd  sur  la  fig.  18.  Au  point 
où  cette  conduite  joignit  le  cours,  on  établit  un  petit  réservoir  ou  cale, 
pour  retenir  les  sables  que  l'eau  pouvait  amener. 

Quant  à  la  quantité,  68  pouces  étaient  manifestement  insuffisants  ;  ce 
n'était  pas  le  tiers  de  ce  qu'il  fallait;  en  conséquence,  on  prolongea  le  filtre 
dans  le  banc  d'alluvion,  jusqu'à  lui  donner  108"',00  de  long,  sur  une  lai"* 
geur  moyenne  de  10",00  au  fond;  il  y  avait  ainsi  i080'"-'i*,00  de  super- 
ficie. Mais  l'augmentation  du  produit  fut  loin  d'être  proportionnée  à  laug- 
mentation  en  étendue  :  le  prolongement  avait  été  creusé  dans  un  terrain 
comme  desséché  par  la  première  excavation  ;  elle  recevait  presque  toutes 
les  filtrations  qui  avaient  lieu  dans  ce  terrain,  et  on  n'en  trouva  que  peu 
de  nouvelles;  en  résultat,  d'après  divers  jaugeages,  on  obtint  à  peine 
une  moitié  en  sus]  de  ce  qu'on  avait  déjà,  et  l'étendue  avait  été  plus  que 
quadruplée. 

Toute  l'excavation  fut  entourée  d'une  forte  digue  qui  s'élevait  à  3",60 
au-dessus  du  terrain  environnant,  et  à  près  de  6"',00  au-dessus  d«s  moyen- 
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nés  eaux  de  la  rivière  ;  elle  la  mettait  ainsi  à  l'abri  des  haute»  inondations. 

Ce  filtre  donna  d'abord  une  fort  bonne  eau  ;  mais,  dès  la  seconde  année, 
une  végétation  de  plantes  aquatiques  commença  à  s'y  établir,  et  à  altérer 
ta  qualité  de  ses  produits.  L'année  suivante,  le  mal  empira;  les  rayons  du 
du  soleil,  traversant  sans  obstacle  une  couche  d*eau  mince  et  parfaitement 
transparente,  atteignaient  le  fond  dans  toute  leur  intensité;  ils  y  dévelop- 
paient une  forte  chaleur,  laquelle  était  encore  augmentée  par  l'effet  et  la 
réverbération  des  bords  et  des  digues.  Par  suite,  la  végétation  y  acquit 
une  vigueur  extrême  ;  les  divers  moyens  employés  pour  la  détruire  fu- 
rent sans  effet  ;  des  reptiles  s'y  joignirent,  et  ces  plantes,  ces  animaux, 
en  mourant  et  se  putréfiant  dans  une  eau  tiède,  la  rendaient  très-mau* 
vaise.  Il  fallut  se  presser  de  porter  un  remède  au  mal  ;  encore  un  an,  et  il 
eût  été  absolument  intolérable.  L'eau  était  très-bonne  en  entrant  dans  le 
filtre,  et  vicieuse  lorsqu'elle  en  sortait:  la  forte  chaleur  et  la  lumière  en 
étaient  la  cause  manifeste  ;  il  fallait  l'attaquer,  on  ne  le  pouvait  qu'en 
couvrant  le  filtre.  J'émis  l'idée  ;  on  remplit  le  fond  avec  des  cailloux»  et 
puis  on  le  combla. 

Ce  fond  fut  en  effet  nettoyé  aussi  bien  que  possible  ;  on  établit  ensuite^ 
dans  sa  longueur,  un  petit  aqueduc  en  briques  simplement  superposées 
et  sans  mortier  ;  puis  on  remplit  le  bassin  de  gros  cailloux  bien  lavés ,  jus* 
qu'à  la  hauteur  des  moyennes  eaux  de  la  rivière.  De  cette  sorte,  les  filtra- 
tiens  qui  pénétraient  dans  l'excavation  (  et  c'étaient  les  mêmes  qu'avant 
le  remplissage),  coulant  dans  les  interstices  des  cailloux  et  des  briques, 
ainsi  que  dans  l'aqueduc,  se  rendaient,  sans  obstacle  sensible^  et  par 
conséquent  sans  diminution  de  quantité,  jusqu'à  l'entrée  de  la  conduite  en 
fonte,  tout  comme  si  le  bassin  fût  resté  entièrement  vide  et  découvert.  Surles 
gros  cailloux  on  en  étendit  de  plus  petits ,  puis  une  couche  de  gravier,  et 
l'on. finit  par  combler  le  creux  en  abattant  les  digues;  dessus,  on  sema  du 
gazon.  L'ancienne  prairie,  à  la  surface  du  banc  d'alluvion,  fut  ainsi  ré- 
tablie dans  son  entier.  Le  filtre  qui  est  au-dessous,  dérobé  aux  yeux  du 
public,  ignoré  en  quelque  sorte  de  lui,  est  maintenant  à  l'abri  des  effets  de 
la  malveillance  et  de  la  manie  destructive  des  enfants  ;  il  n'existe  plus  de 
frais  de  garde  et  d'entretien.  Un  grand  regard,  placé  en  tète,  au-dessus  du 
point  où  l'eau  entre  dans  la  conduite  en  fonte,  permet  d'y  descendre  et  de 
visiter  cette  partie,  qui  est  la  plus  importante. 

Depui»  qu'il  a  été  ainsi  disposé,  k  qualité  de  ses  eaux  s'est  nonnseule- 
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meot  rétablie,  mais  encore  améliorée;  la  limpidité  et  la  saveur  en  sont 
parfaites.  Dans  le  fort  de  Tété,  lorsque  presque  toutes  les  eaux  de  nos 
contrées  ont  une  odeur  ou  un  goût  plus  ou  moins  sensible,  celle-K;i  a  tou*- 
jours  été  trouvée,  par  ceux  qui  sont  descendus  dans  le  r^ard,  vive,  bonne 
et  fraîche  comme  de  Teau  de  montagne.  Coulant  et  séjournant  quelque 
temps  à  i'^yOO  sous  terre,  et  à  iO'^yOO  de  la  rivière»  elle  prend  une  tem-* 
pérature  qui  ne  varie  qu'entre  des  limites  assez  rapprochées  :  dans  l'été, 
elle  n'a  pas  porté  le  thermomètre  (centigrade)  au-dessus  de  17^;  et^ 
dans  le  long  et  rigoureux  hiver  de  1S30,  après  25  jours  de  fortes  gelées, 
et  le  gel  ayant  pénétré  à  plus  de  f'^OO  au-dessous  de  la  superficie  du 
terrain  qui  la  recouvre,  elle  n'a  fait  descendre  le  thermomètre  qu'à  8®; 
avantage  précieux  :  Tratche  en  été,  elle  présente  une  bmsson  agréable  à  sa 
sortie  des  fontaines;  chaude  en  hiver,  elle  garantit  nos  conduites  des 
effets  de  la  gelée. 

La  dépense  s'élève,  pour  le  filtre  proprement  dit  fouilles,  à.  •   .  «  i^^iOCC 
.    Coupures  à  Teffet  de  faciliter  les  filtrations,  avec  les  cailloux  dont 

elles  sont  remplies,  ph  XIX,  ttg.  18 4,341 

Conduite  en  fonte v 14,127 

Remplissage  en  cailloux,  et  comblement 12^096 

Total; 44,672' 

Aujourd'hui  que  nous  sommes  éclairés  par  Texpérience,  le  filtre,  tel  que 
nous  Tavons,  s*il  était  à  faire,  ne  nous  coûterait  pas  la  moitié  de  cette 
somme. 

Deuxième  filtre.  —  Mais  enfin,  cet  excellent  filtre  ne  fournissait  pas  100 
pouces  d'eau,  et  il  en  fallait  plus  de  200;  on  dut  en  établir  un  second. 

Le  mieux  est  l'ennemi  du  bien  ;  nous  l'éprouvâmes  dans  cette  circon- 
stance. Au  lieu  de  faire  le  nouvel  appareil  semblable  au  premier^  on  dit  : 
Celui-ci  donne  trop  peu  d'eau,  rapprochons*nous  de  la  rivière,  et  nous 
en  aurons  davantage.  Un  des  hommes  de  Tart  appelés  à  cette  discussion, 
après  avoir  rappelé  combien  les  puits  creusés  près  de  la  rivière,  notamment 
ceux  de  Tounis,  sont  abondants  et  en  eau  toujours  claire,  proposa  d'en 
Quvrir  plusieurs  sur  le  bord  du  banc  d'alluvion,  et  de  les  mettre  en  corn* 
munication  entre  eux  et  avec  le  château-d'eau.  Cette  idée  fut  adoptée,^  et 
un  projet  auquel  elle  servit  de  base  fut  agréé  par  le  Conseil  inunid|>al  1# 
3  février  1827,  et  puis  approuvé  par  lautorité  supérieure. 
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En  conséquence,  en  aval  du  premier  filtre,  et  à  10",00  environ  de  la 
rivière,  on  ouvrit  et  poussa  une  tranchée  cd  jusqu'à  la  rencontre  du  quai, 
fig.  18.  Sur  le  fond ,  on  éleva  onze  (ours  ou  puils  en  brique,  mais  sans 
mortier,  jusqu'à  f'yOO  ou  ("".SO  au-dessous  de  la  surface  du  sol,  et  on 
les  recouvrit  de  plaques  en  fonte  :  oq  joignit  leur  pied  par  des  tuyaux, 
lesquels  reposaient  sur  le  fond  de  la  tranchée  :  on  jeta  du  gravier  par- 
dessus, et  le  reste  de  Fexcavation  fut  comblé  avec  la  terre  qu'on  en  avait 
retirée.  À  l'extrémité,  contre  le  mur  du  quai  en  (2,  on  établit  une  cale  qui 
reçut  aussi  Teau  venant  du  premier  filtre  :  les  deux  eaux  s'y  réunissaient 
et  se  rendaient  ensuite,  de  concert,  aux  puisards  des  machines,  par  la  con- 
duite déjà  posée  dans  le  canal  de  prise  d'eau. 

Les  résultats  furent  peu  satisfaisants,  et  ne  répondirent  pas  à  notre  attente. 
On  n'eut  pas  plus  de  60  à  80  pouces  d'eau,  et  elle  fut  fort  médiocre.  On 
avait  traversé  une  bande  de  terrain  vaseux;  et,  malgré  le  soin  qu'on  prit 
de  bien  luter  les  tuyaux  dans  cette  parde,  malgré  le  gravier  qui  y  fut  mis 
en  grande  quantité,  un  léger  goût  de  vase  se  communiqua  à  l'eau.  Se 
trouvant  trop  près  de  la  rivière,  elle  en  conserva  trop  la  température  :  dans 
l'hiver  dernier,  sa  chaleur  a  diminué  jusqu'à  n'être  que  2*  du  thermo- 
mètre, et  dans  l'été  elle  va  à  plus  de  21^.  Cette  haute  température  donne 
lieu,  dans  Tintérieur  du  filtre,  aune  végétation  de  petites  plantes  aquatiques 
et  chevelues;  leurs  débris,  emportés  par  le  courant,  sont  quelquefois  si 
déliés,  que,  malgré  les  toiles  métalliques  employées  à  les  retenir,  l'eau 
puisée  en  de  certains  moments  est  chargée  de  petits  filaments  ou  points 
roussâtres,  qui  lui  donnent  un  aspect  peu  agréable.  Enfin,  les  tuyaux  de 
fonte ,  placés  au  fond  du  filtre  sur  toute  sa  longueur,  continuellement 
plongés  dans  une  eau  presque  stagnante,  s'y  oxydent  (rouillent)  fortement; 
l'oxyde  donne  aux  filets  végétaux  la  couleur  rousse  que  nous  venons  de 
mentionner,  et,  se  mêlant  à  l'eau  en  particules  imperceptibles,  il  finit  par 
salir  les  marbres  sur  lesquels  elle  coule. 

Ces  mauvaises  qualités,  assez  sensibles  lorsque  cette  eau  est  prise  iso- 
lément, le  sont  beaucoup  moins  quand  elle  est  mêlée  avec  celle  du  premier 
filtre  ;  mais  il  n'en  est  pas  moins  vrai  qu'elles  altèrent  l'excellente  qualité 
de  celle-ci.  On  cherchera  à  remédier  au  mal,  d'abord  en  enlevant  les  tuyaux 
de  fonte  que  Ton  remplacerait  par  un  simple  cailloutage;  et,  si  cela  ne  suf*- 
flsait  pas,  il  faudra  bien  se  résoudre  à  abandonner  complètement  ce  second 
appareil,  malgré  une  dépense  de  27,055  francs  à  laquelle  il  a  donné  lieu. 
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Troisième  fillre.— Celle  considération,  jointe  à  rinsuflisance  du  produit 
des  deux  filtres  (car  dans  Tautomne  de  1828  et  dans  Thiver  suivant,  où 
la  rivière  a  été,  il  est  vrai,  beaucoup  plus  basse  que  d'ordinaire,  ce  produit 
ne  8*est  pas  élevé  à  plus  de  140  pouces,  et  il  en  faut  de  200  à  250);  ces 
considérations,  dis-je,  ont  porté  fadministration  municipale  à  enti*eprendre 
un  troisième  filtre;  l'exécution  en  a  été  décidée  le  17  janvier  1829. 

Nais  cette  fois,  mettant  à  pmfit  les  leçons  d'expériences  assez  chère- 
ment payées,  on  ne  se  hasarda  plus  dans  de  nouveaux  essais,  et  Ton  ré- 
solut de  faire  le  nouvel  appareil  exactement  semblable  au  premier,  c'est- 
à-dire  de  le  baser  entièrement  sur  les  mêmes  principes. 

On  ouvrit,  en  conséquence,  une  tranchée  efghi  dans  le  banc  d'alluvion, 
en  amont  de  l'ancien  filtre,  et  à  un  assez  grand  éloignement  pour  ne  pas 
lui  enlever  les  fillrations  qu'il  recevait  déjà  ;  elle  a  été  menée  parallèlement 
au  bord  delà  rivière,  à  une  dislance  de  30",00  à  50™, 00,  jusque  vers  l'ex- 
trémité du  banc;  elle  prend  ainsi  toutes  les  eaux  qu'il  peut  fournir,  et  elle 
aura  250",00  de  long.  Le  fond  en  sera  à  1~,14  au-dessous  des  basses  eaux 
de  la  rivière. 

Sur  ce  fond,  on  a  établi  une  petite  galerie  consistant  en  deux  murs  de 
briques  simplement  superposées,  et  recouvertes  en  dalles  de  pierre  :  les 
dimensions  en  ont  été  réduites  le  plus  possible  (l'',50  de  hauteur  et  0",60  de 
largeur),  de  manière  à  ne  laisser  que  ce  qui  est  strictement  nécessaire  au 
passage  d'un  jeune  homme.  L'espace  compris  entre  la  galerie  et  les  parois 
de  l'excavation  est  rempli  de  gros  cailloux  bien  lavés  :  au-dessus,  on  ré- 
pand une  couche  de  gravier  de  0",66  d'épaisseur;  puis  on  comble  avec  de 
la  terre  sablonneuse  extraite  de  la  fouille,  et  on  sème  du  gazon  à  la  super- 
ficie, iig.  19. 

Les  eaux  qui,  en  traversant  la  masse  filtrante  comprise  entre  la  rivière 
et  cette  excavation ,  parviennent  au  fond  de  celle-ci,  sont  conduites  vers  le 
quai  par  une  rigole  ou  nouvelle  tranchée,  entièrement  semblable  à  la  pre- 
mière, garnie  comme  elle,  et  qui  n'en  est  que  le  prolongement.  Elle  atteint 
le  quai  près  de  la  cale  du  premier  filtre  b  :  ses  eaux  y  sont  reçues  dans  une 
autre  cale  pratiquée  à  côté,  d'où  elles  traversent  le  quai  dans  un  aqueduc 
bkl  maçonné,  lequel,  se  continuant  dans  la  rue  Basse,  va  aboutir  au  château 
d'eau. 

Cette  direction,  tracée  par  M.  de  Montbel,  lequel  a  eu  la  principale  part 
dans  la  confection  du  projet,  avait  pour  but  de  rendre  le  troisième  filtre 
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entièrement  indépendant  des  deux  autres;  et  cela  par  suite  du  principe 
qui  a  présidé  à  rétablissement  de  notre  système  de  fontaines^  à  l'effet  d'as* 
surer  la  continuité  de  leur  semce,  et  qui  consiste  à  avoir,  pour  les  parties 
principales  (comme  les  machines),  deux  appareils  entièrement  distincts, 
de  manière  que  l'un  puisse  toujours  fournir  pendant  que  l'autre  serait  en 
réparation. 

Au  moyen  des  communications  établies  entre  les  deux  cales,  à  l'aide  de 
vannes  que  l'on  ouvre  et  ferme  à  volonté,  les  eaux  du  premier  et  du  troi- 
sième filtre,  qui  d'ordinaire  se  rendront  au  château  d'eau  par  deux  voies 
différentes,  peuvent  être  toutes  jetées  ou  dans  l'une  ou  dans  l'autre  de  ces 
voies,  ce  qui  donne  encore  une  plus  grande  facilité  pour  les  réparations. 

Enfin,  M.  Castel,  aujourd'hui  ingénieur  des  eaux  de  la  ville,  eut  l'idée 
de  pousser  l'aqueduc  maçonné  jusqu'au  canal  de  fuite  ^  un  peu  en  aval 
du  château  d'eau,  en  m,  fig.  18,  et  de  commencer  les  travaux  en  par- 
tant de  ce  canal,  dont  le  radier  était  de  O'^^b^  plus  bas  que  celui  de  l'a- 
queduc. Dès  lors  s'écoulaient  tout  naturellement  les  eaux  que  l'on  allait 
trouver  en  abondance  en  creusant  une  tranchée  de  700"", 00  de  long,  à 
plus  de  2*", 00  au-dessous  du  niveau  de  la  rivière,  et  dans  un  banc  de  sable 
déposé  sur  son  bord.  Sans  la  communication  proposée,  une  somme  de 
20,000  francs  n'aurait  pas  suffi  à  leur  épuisement;  avec  elle,  les  construc- 
tions de  l'aqueduc  et  de  la  galerie,  se  faisant  sur  un  sol  à  sec,  s'exécutaient 
mieux  et  avec  plus  de  facilité;  et  surtout  on  avait  le  très-grand  avantage, 
dans  le  cas  où  l'on  aurait  quelque  travail,  réparation  ou  récurement  à  faire 
au  filtre,  et  par  conséquent  où  l'on  en  salirait  les  eaux,  de  les  jeter  direc- 
tement dans  le  canal,  sans  leur  faire  traverser  les  puisards  des  machines, 
et,  par  suite,  sans  être  obligé  d'arrêter  le  service  des  fontaines  pour  qu'elles 
ne  donnassent  pas  de  l'eau  sale. 

Ce  précieux  avantage,  qu'on  n'avait  pas  aux  deux  premiers  filtres,  a  pu 
leur  être  procuré  à  l'aide  d'un  second  petit  aqueduc  mené  directement  à 
la  cale  où  se  joignaient  leurs  eaux.  Par  une  disposition  ingénieuse,  ces 
eaux,  soit  seules,  soit  mêlées  avec  celles  du  troisième  filtre,  peuvent  être 
jetées  à  volonté  ou  dans  le  château-d'eau  ou  dans  le  canal  de  fuite. 

Ces  divers  travaux  du  troisième  filtre  ont  coûté  67,871  fr. 

La  quantité  d'eau  qu'on  a  obtenue  est  à  peu  près  égale  h  celle  des  deux 
premiers  pris  ensemble. 

Quant  à  la  qualité,  l'eau  en  est  parfaitement  bonne  et  limpide,  tant  que 
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la  Garonne  demeure  dans  son  lit;  mais  dans  les  crues,  lorsqu'elle  débordé 
et  qu'elle  recouvre  le  terrain  sous  lequel  sont  les  excavations,  ses  eaux  y 
pénètrent^  soit  par  quelque  fissure  encore  inaperçue ,  soit  en  traversant . 
des  terres  non  sufBsammeut  tassées ,  et  elles  en  sortent  un  peu  louches. 
Heureusement  alors  le  premier  filtre  ^  travaillant  alors  sous  une  forte 
charge,  fournit  suffisamment  au  service,  et  l'on  peut  se  passer  de  ces  eaux; 
elles  sont  envoyées  directement  dans  le  canal  de  fuite* 

En  temps  ordinaire,  le  seul  reproche  qu'on  puisse  fiiire  à  ce  filtre,  ainsi 
qu'au  premier,  c'est  de  n'être  pas  entièrement  exempt,  dans  son  intérieur, 
d'une  végétation  souterraine  :  les  brins  de  byssus  qui  s'en  détachent  sont 
souvent  portés  par  les  eaux  jusqu'à  là  cuvette  du  château  d'eau,  où  il  faut 
employer  des  toiles  métalliques  pour  les  retenir.  S'il  était  nécessaire ,  on 
les  arrétei*ait  encoro  sous  terre ,  par  des  bàtardeaux  composés  de  gros 
morceaux  de  charbon,  et  dont  la  place  est  réservée  dans  l'aqueduc  qui 
amène  les  produits  du  troisième  filtre  ;  l'eau,  en  les  traversant,  y  déposerait 
aussi  les  germes  de  corruption  qu'elle  aurait  pu  prendre  dans  son  cours. 
Au  reste,  rien  n'a  encore  décelé  ces  germes;  et  môme  l'inconvénient  des 
filaments  végétaux,  qui  était  grave  dans  l'origine,  a  beaucoup  diminué;  il 
est  absolument  insensible  dans  l'eau  qui  sort  du  château  d'eau. 

Par  les  trois  appareils  de  filtrage  que  nous  venons  de  mentionner,  nous 
tirons  tout  le  parti  possible  du  précieux  don  que  la  nature  nous  a  fait  en 
déposant  un  banc  de  sable  sur  le  bord  de  la  Garonne,  len  face  de  notre 
château  d'eau.  Nous  y  prenons  toute  l'eau  qu'il  peut  fournir^  en  joignant 
le  maximum  de  qualité  au  maximum  de  quantité,  qu'on  me  permette  ce 
langage  mathématique;  nous  en  aurons  toujours  les  200  pouces  qui  nous 
sont  nécessaires.  Elle  est  d'une  limpidité  parfaite;  et,  dans  ses  voies  sou* 
terraines,  elle  a  repris  la  bonté  et  la  fraîcheur  qu'elle  avait  au  sortir  des 
hautes  montagnes  dont  elle  est  descendue  en  presque  totalité.  De  telsavan*» 
tages  sont  inappréciables;  ils  sont  particuliers  à  notre  système  de  fontaines, 
et  ils  lui  assurent  une  supériorité  incontestable  sur  celui  de  presque  toutes 
les  autres  villes.  Où  trouvera-t-on  ailleurs  plus  de  cent  bouches  versant 
sans  discontinuité  une  eau  complètement  clarifiée  ?  et  le  mode  de  clarifia 
cation  n'est-il  pas  réellement  admirable  par  son  efficacité,  comme  par  la 
manière  toute  naturelle  dont  il  s'opère?  Alors  même  que  le  fleuve  qui  tra- 
verse nos  murs  ne  semble  rouler  qu'une  masse  de  boue,  l'eau  qui  s'en 
sépare  pour  les  fontaines,  déposant  sur  la  plage  toutes  les  impuretés  qui 
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lasouîllaient,  pénétrant  dans  des  milliers  de  canaux  imperceptibles^  se  rend 
d'abord  dans  les  fosses  que  nous  lui  avons  préparées  ;  et  puis,  descendant 
toujours,  ruisselant  à  travers  des  cailloux,  elle  arrive,  limpide  comme  du 
cristal,  aux  puisards  des  pompes,  qui  l'élèvent  et  la  versent  dans  une  cu- 
vette, d'où  elle  va  jaillir  sur  nos  places  et  se  répandre  dans  toutes  nos 
rues. 

Mais  si,  par  un  malheur  que  rien  d'ailleurs  ne  présage,  dont  tout,  au 
contraire,  éloigne  la  crainte;  car  ta  rivière,  dans  son  régime  actuel,  tend 
à  agrandir  plutôt  qu*à  diminuer  le  banc  d'alluvion  qu'elle  nous  a  donné 
et  qui  nous  procure  ces  avantages  ;  si  enfin  ce  banc  nous  était  enlevé,  si 
les  petits  canaux  afférents  contenus  dans  cette  masse  sablonneuse,  et  qui, 
en  retenant  les  matières  terreuses,  cause  de  la  saleté  de  l'eau,  la  livrent 
entièrement  pure,  venaient  à  s'obstruer,  ainsi  qu'il  arrivait  aux  clarifica- 
tions autrefois  usitées  dans  la  ville  ;  si  ces  canaux  venaient  à  s'élargir  au 
point  de  laisser  passer  quelques  filets  d'eau  trouble,  îios  fontaines  seraient- 
elles  privées  du  bienfait  des  eaux  filtrées?  Non,  alors  nous  aurions  recours 
à  une  clarification  artificielle.  Pour  savoir  ce  qui  pourrait  être  fait  à  cet 
égard,  dès  l'origine,  la  Commission  des  fontaines  invita  M.  l'architecte 
Raynaud,  qui  avait  fait  construire  plusieurs  des  clarifications  en  usage 
dans  la  ville,  à  présenter  un  projet  à  cet  égard.  II  s'en  occupa,  et,  par  une 
disposition  bien  entendue,  il  réduisit  de  moitié  l'espace  occupé  par  les 
clarifications  ordinaires.  Il  résulte  de  ses  plans  et  devis,  qu'un  filtre  artifi- 
ciel, que  l'on  pourrait  établir  autour  du  cbàteau-d'eau  et  le  long  du  Coui*s, 
occuperait  un  espace  de  5  mètres  carrés  et  coûterait  500  francs  par  chaque 
pouce  d'eau  clarifiée  ;  sur  ces  bases,  et  le  cas  échéant,  on  proportionnerait 
la  grandeur  d'un  tel  filtre  aux  besoins  et  aux  désirs  de  la  ville. 

Deux  de  nos  huit  pompes  (dont  le  diamètre  serait  porté  de  0",27  a  0"*48) 
prendraient  les  eaux  de  la  rivière  et  les  jetteraient  sur  le  filtre;  api*ès  leur 
purification,  elles  seraient  reprises  par  les  six  autres  pompes  (conservées 
dans  leur  état  actuel  ),  pour  être  versées  dans  la  cuvette  existante.  Ces  ou- 
vrages n'exigeraient  pas  une  dépense  de  150,000  francs;  mais  on  aurait 
les  frais  d'un  grand  entretien  annuel,  et  l'on  ne  pourrait  pas  se  promettre 
d'avoir  des  eaux  pareilles  à  celles  dont  nous  jouissons  maintenant,  fraîches 
en  été,  et  comme  chaudes  en  hiver  ^ 

*  Nous  ajouterons  que  depuis  que  nos  filtres  sont  en  activité ,  et  il  y  a  quatorze  ans  pour  le 
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Résumant  les  dépenses  faites  pour  obtenir  et  élever  200  pouces  d'eau  clarifiée, 

on  a  pour  les  canaux  d'amenée  et  de  fiiite 169,753' 

Château  d'eau 91,656 

Machines  hydrauliques 105,897 

Filtres 139,598 

Total 506,904' 


premier,  douze  pour  le  second  et  neuf  pour  le  troisième,  on  ne  s'est  aperça  d'aucune  dimî* 
nation  dans  la  qualité  et  la  quantité  de  leurs  produits  :  la  qualité  se  serait  plutôt  améliorée,  H 
pour  la  quantité,  on  le  répète,  on  n'a  aucune  preuve  de  diminution;  le  service  se  fait  maintenant 
comme  il  se  faisait  d'abord. 
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AIR*  L'air  atmosphérique  «il  un  fluide  éminemment  élastique  et  compressible  qui 
enveloppe  notre  globe.  Son  poids  est  770  fois  plus  petit  que  celui  de  Teau,  sous  le 
même  volume.  Ainsi,  un  litre  d'eau  pesant  1000  grammes,  un  litre  d'air  pèserait  à 
l"s30.  La  pression  moyenne  de  Tair  à  la  surface  de  la  terre  et  au  niveau  de  la  mer 
est  égale  ï  une  eolonne  de  mercure  de  0™  J6  de  hauteur,  ou  à  une  colonne  d'eau  de 
10^,336.  Elle  est  due  à  une  colonne  d'air  de  7958"^, 726,  formant  la  hauteur  pré- 
sumée de  ratmosphère» 

En  vertu  de  sa  légèreté  spécifique,  Tair  se  porte  au  sommet  le  plus  élevé  des  sinuo- 
sités des  conduites»  et  présente  un  obstacle  au  cours  de  Teau  :  c'est  lui  qui  agit  dans 
l'aspiration  et  le  refoulement  des  pompes  aspirantes  et  foulantes. 

AJUTAGE.  Un  ajutage  est  uu  tuyau  cylindrique,  ou  conique,  ou  composé  d'un 
cylindre  et  d'un  cAne,  qu'on  applique  à  l'ouverture  des  vases.  Les  ajutages  exercent, 
d'après  leur  forme,  une  influence  sur  le  produit  de  l'écoulement  des  liquides. 

Si  le  liquide  s'écoule  par  un  oriiice  en  mince  paroi,  le  résultat  de  l'expérience, 
comparé  à  celui  de  la  théorie  prise  pour  unité,  donne  0"^,62  pour  le  produit  de  l'écou- 
lement. 

Avec  un  tuyau  cylindrique  qui  aurait  une  longueur  égale  à  trois  fois  le  diamètre  de 
l'orifice,  le  résultat  peut  être  porté  de  0",62  à  0«,82. 

Avec  un  ajutage  conique  dont  le  diamètre  inférieur  de  la  petite  base  serait  1, 
celui  de  la  grande  base  1^^,24,  et  la  distance  entre  les  deux  bases  du  cône  tronqué 
0^,75,  on  peut  obtenir  un  écoulement  qui  irait  à  0^f90.  {Voyez  ÉcoULEMEin:  de  li- 
QcmES,  Yeike  fluide*) 

AQUEDUC.  Ouvrage  en  maçonnerie,  destiné  à  porter  l'eau  d'un  point  à  un  autre. 
Les  aqueducs  sont  apparents  ou  souterrains. 

Les  premiers  sont  composés  de  trumeaux  ou  pieds-droits  et  d'arcades,  au-dessus 
desquels  se  trouve  le  canal  qui  renferme  l'eau.  Les  seconds  peuvent  être  voûtés  ou 
simplement  recouverts  par  des  dalles. 

Le  canal  proprement  dit  doit,  dans  tous  les  cas,  être  enduit  sur  ses  trois  faces 
mouillées  d'un  ciment  très-dur. 

BACHE.  Sorte  de  cuvette,  ordinairement  en  bois,  oik  vient  se  rendre  l'eau  que 
presse  une  pompe  aspirante,  et  où  elle  est  reprise  par  d'autres  pompes  pour  l'élever 
de  nouveau* 

On  donne  encore  ce  nom  à  tout  réservoir  qui  communique  avec  un  aqueduc,  et  d'oft 
partent  des  conduites  de  distribution. 

BASSIN.  On  donne  ce  nom  à  tout  réservoir  de  quelque  étendue,  destitué  à  recueillir 
les  eaux. 
Les  bassins  qui  décorent  nos  jardins  et  servent  aux  arrosements  sont  le  plus  sou- 

*  Ce  Vocabulaire  est  extrait  de  Touvrage  de  M.  Genieys. 
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vent  de  forme  circulaire.  Leur  étendue  dépend  de  celle  du  terrain  dont  on  peut  dis- 
poser et  de  l'abondance  des  eaux  qui  doivent  les  alimenter  ;  car  il  importe,  pour 
l'agrément  et  la  solidité,  que  la  capacité  soit  toujours  à  peu  près  remplie  jusqu'aux 
bords.  Une  profondeur  de  4  à  6  décimètres  (15  à  22  pouces)  suffit  ordinairement 
à  tous  les  besoins.  Le  fond  et  les  côtés  se  font  quelquefois  en  glaise,  en  terre  franche 
ou  en  plomb  ^  mais  les  bassins  en  ciment  sont  généralement  préférés,  quand  ils  n'ont 
pas  une  grande  étendue. 

BATTE.  Instrument  en  bois,  qui  sert  à  battre  et  à  comprimer  le  sable  dans  les 
moules. 

On  remploie  également  pour  modeler  les  lames  de  plomb  et  leur  faire  prendre  dif- 
férentes formes. 

BOULON.  Petit  cylindre  de  fer,  terminé  à  une  extrémité  par  une  tête  can'ée,  fai- 
sant saillie  sur  le  corps  du  boulon,  et  fileté  à  Vautre  extrémité  pour  recevoir  un 
écrou. 

Au  lieu  d'un  filet  de  vis,  l'extrémité  du  boulon  est  quelquefois  simplement  percée 
d'un  trou,  et  l'écrou  est  alors  remplacé  par  une  clavette. 

BRIDE.  Bande  de  fer  ayant  la  forme  d'une  couroune  circulaire,  percée  de  plu- 
sieurs trous. 

En  introduisant  des  boulons  dans  les  trous  correspondants  de  deux  brides,  et  ser- 
rant les  écrous,  on  obtient  une  force  de  pression  contre  le  corps  placé  entre  ces 
brides. 

C'est  par  ce  moyen  qu'on  réunit  quelquefois  les  tuyaux  de  conduite  en  fonte. 

On  appelle  bride  fixe  celle  qui  fait  corps  avec  le  tuyau,  et  bride  mobile»  ou  fausse 
bride,  celle  qui  en  est  isolée.  Oii  ne  se  sert  des  brides  de  celte  dernière  espèce  que 
pour  réunir  les  tuyaux  de  plomb,  ou  bien  pour  boucher  un  tuyau  à  bride  au  moyen 
d'une  rondelle. 

CANAL.  Le  lit  d'une  rivière  ou  d'un  ruisseau  que  la  nature  a  formé  pour  donner 
un  écoulement  aux  eaux  pluviales  ou  de  source. 

Ce  mot  se  dit  plus  particulièrement  aujourd'hui  d'un  lit  artifiel. qu'on  creuse,  soit 
pour  établir  une  navigation  intérieure,  soit  pour  conduire  des  eaux  et  en  régler  la 
pente  ou  la  vitesse. 

CASCADE.  Nom  qu'on  donne  à  toute  chute  d'eau  naturelle  ou  artificielle. 

CHAPE.  On  appelle  chape,  en  monlerie,  l'enveloppe  du  moule  ;  il  existe  un  vide 
entre  la  chape  et  le  noyau  qui  est  destiné  à  la  matière. 

Les  chapes  des  moules  peuvent  être  en  terre  ou  en  sable,  et  recevoir  plus  ou  moins 
de  préparation. 

CHARGE.  La  vitesse  de  l'eau  qui  s'échappe  par  une  ouverture  faite  à  un  vase  qui 
contient  un  liquide  est  produite  par  la  pression  d'une  colonne  d'eau  qui  aurait  pour 
base  l'orifice,  et  pour  hauteur  la  différence  de  niveau  entre  le  centre  de  l'orifice  et  la 
surface  du  liquide.  • 

C'est  cette  hauteur  qu'on  appelle  la  charge. 

Dans  l'écoulement  de  l'eau  par  un  tuyau  de  conduite,  il  faut  considérer  la  charge 
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OU  fretmn  qui  a  lieu  à  l'orifice  par  lequel  Teau  est  introduite  dans  le  tuyau  ;  la  dif- 
férence de  niveau  entre  le  centre  de  cet  orifice  et  le  centre  de  l'autre  orifice  extrême 
par  lequel  l'eau  s'écoule,  qui,  suivant  qu'elle  est  positive  ou  négative,  rend  plus  éner- 
gique ou  plus  faible  l'écoulement  de  liquide;  enfin,  la  charge  qui  s'exerce  sur  Tori- 
fice  extrême  en  sens  contraire  du  mouvement  de  la  veine  fluide  qui  s'échappe,  lorsque 
l'eau  se  répand,  par  exemple,  dans  un  bassin  au-dessous  de  la  surface  de  l'eau  dans 
ce  bassin.  L'action  de  ces  trois  charges,  modifiée  par  la  résistance  des  parois  du 
tuyau,  des  coudes,  tant  horizontaux  que  verticaux,  de  l'air,  etc.,  détermine  la  vitesse 
de  l'eau,  laquelle  peut  se  mesurer,  ou  par  l'espace  parcouru  dans  l'unité  de  temps, 
ou  par  la  hauteur  d'où  il  faudrait  que  le  liquide  tombât  pour  acquérir  cette  même 
vitesse. 

CHASSIS.  Les  châssis  pour  le  moulage  sont  des  caisses  en  bois,  en  fer  ou  en 
fonte,  qui  contiennent  le  sable  des  moules;  ils  varient  suivant  la  forme  des  pièces  que 
l'on  se  propose  de  mouler;  ils  sont,  à  cet  effet,  composés  de  plusieurs  parties. 

CHATEAU  D'EÂU.  Bâtiment  plus  ou  moins  décoré,  renfermant  un  réservoir  d'eau 
où  le  liquide  est  contenu,  pour  le  distribuer  ensuite  en  divers  lieux,  selon  les  besoins. 
Ce  réservoir  doit  être  élevé  à  une  hauteur  supérieure  à  celle  de  tous  les  lieux  où  l'eau 
doit  se  rendre.  Il  doit  être  pourvu  d'appareils  propres  à  mesurer  les  quantités  d'eau  qui 
s'écoulent  par  chaque  tuyau  de  sortie,  afin  de  proportionner  à  volonté  la  dépense  du 
réservoir  à  la  masse  d'eau  qui  l'alimente. 

Le  plus  ordinairement,  cet  édifice  est  enrichi  d'ornements  d'architecture,  et  le  ré- 
servoir est  placé  en  une  partie  assez  élevée  pour  en  rendre  l'écoulement  de  sortie  plus 
rapide,  et  la  distribution  plus  facile. 

L'ensemble  constitue  les  fontaines  monumeutales  ou  de  décoration. 

CHENAL.  C'est,  en  général,  le  nom  qu'on  donne  à  un  courant  d'eau  bordé  de 
terre  eu  talus,  ou  bien  un  courant  d'eau  pratiqué  entre  des  planches,  ou  deux  petits 
murs  destinés  à  conduire  l'eau  k  un  moulin. 

CHÉNEAU.  Conduit  de  plomb,  de  fer-blanc,  de  zinc,  ou  même  de  bois,  pour  rece- 
voir les  eaux  du  toit  et  les  conduire  jusqu'au  tuyau  de  descente. 

COLLIER.  Anneau  de  fer  formé  de  deux  demi-cercles  réunis  à  l'une  des  extrémités 
par  une  charnière,  et  portant  k  l'autre  extrémité  un  talon  percé  d'un  trou. 

Eu  introduisant  un  boulon  dans  les  trous  des  deux  talons,  et  serrant  Técrou,  ou 
obtient  une  force  de  pression  sur  le  corps  que  le  collier  embrasse. 

COMPRESSION.  Force  qui  s'oppose  k  la  force  expansive  d'un  fluide  et  contraint 
les  molécules  k  occuper  un  espace  déterminé. 

Quand  on  comprime  de  l'air  ou  un  fluide  élastique,  la  densité  de  cet  air  ou  de  ce 
fluide  élastique  est  toujours  proportionnelle  k  la  pression  :  c'est  ce  qu'on  appelle  la  loi 
de  Mariette. 

COMPTEUR.  Instrument  qui  est  destiné  k  indiquer  combien  de  mouvements  de 
même  espèce  ont  été  accomplis  dans  un  temps  donné,  et  même  k  avertir  au  besoin 
par  une  sonnerie  de  l'instant  où  certains  eflets  sont  produits. 
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Ce»  iiifttrumenu  sont  très-variés,  d*aprèa  les  oir<H^ns(ances  qui  les  rendent  utiles  et 
selon  le  but  qu'où  a  en  vue  en  les  établissant. 

Ils  peuvent  faire  connaître  le  nombre  de  tours  faits  par  une  roue,  les  excursions 
alternatives  de  va-et-vieut  d*un  piston,  la  quantité  d'eau  fournie  à  chaque  instant  par 
une  conduite,  par  une  pompe»  etc. 

CONDUITE.  Est  une  suite  de  tuyaux  pour  conduire  l'eau  d'un  lieu  à  un  autre.  Une 
conduite  se  désigne  par  la  grosseur  de  son  diamè.tre,  ou  par  le  nom  de  la  matière 
dont  les  tuyaux  sont  formés.  On  dit  une  conduite  de  vingt-cinq  centimètres  ;  ou  dit  éga- 
lement une  conduite  de  plomb,  de  fer,  de  terre  ou  de  bois. 

COUCHE.  La  couche  ou  couchis  est  l'assemblage  de  planches  sur  lequel  reposent  et 
se  fabriquent  les  moules  en  sable,  de  quelque  nature  qu'ils  soient. 

COULÉE.  La  coulée  se  fait  de  plusieurs  manières  :  elle  peut  se  faire  directement 
du  fourneau  dans  les  moules  ;  partiellement,  au  moyen  de  cuillères  à  ce  destinées,  et 
de  chaudières  qui  sout  suspendues  à  la  grue,  et  que  l'on  couduit  à  rorifice  des  diffé* 
rents  moules  pour  les  remplir. 

CRAPAUDINE.  Plaque  de  plomb  à  jour,  qu'on  met  dans  le  dedans  des  cuvettes, 
bassins  et  réservoirs,  afin  que  les  ordures  ne  passent  pas  dans  les  tuyaux  de  descente 
et  ne  les  engorgent  pas. 

On  donne  aussi  ce  nom  h  une  espèce  de  coussinet  destiné  à  recevoir  une  machine 
pivotante. 

CUIVRE.  Le  cuivre  est  un  métal  solide,  rouge,  jaunâtre,  très-brillant,  susceptible 
de  colorer  la  flamme  en  vert.  Il  acquiert  de  l'odeur  par  le  frottement.  C*est  le  plus  so- 
nore de  tous  les  métaux  ;  c'est  aussi  l'un  des  plus  ductiles  :  on  en  fait  des  feuilles  très- 
minces  et  des  fils  d'un  très-petit  diamètre.  Sa  ténacité  est  inférieure  à  celle  du  fer. 
La  pesanteur  spécifique  du  cuivre  fondu  est  de  7,880.  On  ne  l'a  point  encore  obtenu 
bien  cristallisé. 

Le  cuivre  est  fusible  à  27°  environ  du  pyromètre  de  Wedgwood.  Il  n'est  pas  volatil. 

On  s'en  sert  pour  faire  des  chaudières,  des  baignoires,  des  tuyaux,  des  robi- 
nets, etc. 

Réduit  en  lames,  il  est  employé  pour  doubler  les  vaisseaux.  Combiné  avec  letinc, 
dans  le  rapport  de  75  à  S5  environ,  il  forme  le  laiton  ou  cuivre  jaune;  uni  à  l'étaiu»  il 
forme  l'alliage  du  canon  et  des  cloches. 

DÉCHARGE.  Mettre  une  conduite  en  décharge,  c'est  donner  aux  eaux  qu'elle  con- 
tient une  issue  en  dehors,  en  interrompant  leur  cours  ordinaire.  Cela  se  fait  ordinai- 
rement par  le  moyen  d'un  robinet,  qui  prend  alors  le  nom  de  robinet  de  déchaîne. 

DÉPOUILLE.  On  appelle  dépouille,  en  fonderie,  l'inclinaison  que  l'on  donne  aux 
faces  des  modèles  pour  faciliter  leur  sortie  du  moule  dans  lequel  ils  sont  renfermés  ; 
beaucoup  de  modèles  ne  peuvent  ni  ne  doivent  avoir  de  dépouille  apparente. 

DILATATION.  Changement  de  volume  que  la  chaleur  produit  lorsqu'elle  s'accu- 
mule dans  un  corps,  ou  bien  lorsquelle  l'abandonne. 

Pour  démontrer  que  la  chaleur  dilate  les  corps  solides,  il  suffit  de  prendre  une  barre 
de  fer  ou  d'un  métal  quelconque.  Les  deux  barres  sont  placées  entre  deux  supports 
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entré  lesquels  elles  joueitt  librement.  Si  Toq  ehanfib  ces  barres,  elles  ne  pourront 
plus  se  plaoer  entre  ces  deux  supports  ;  et  comme  la  distance  entre  les  deux  supports 
est- invariable,  il  faudra  en  conclure  que  les  deux  barres  se  sont  allongées,  ce  sera 
d'une  quantité  qui  ne  sera  pas  très-grande,  car  en  général  les  métaux  ne  se  dilatent 
que  de  très^petites  quantités.  Si  l'on  fait  la  n)éme  expérience  sur  du  verre,  sur  des  po- 
teries, sur  du  bois,  enfin  sur  une  substance  solide  quelconque,  on  trouve  qu'en  la 
chauffant,  elle  augmente  aussi  de  volume. 

Table  contenant  les  résultats  des  expériences  faites  par  divers  physiciens ^  et  indiquant  la  dilortatioii 
linéaire  de  plusieurs  substances  pour  un  intervalle  de  lOO^*  du  thermomètre  centigrade. 

Fer  fondu 0,  0111 

Fer  doux  forgé 0,  0012205 

Aoiernon  trempé 0,  0010791 

Cuivre  jaune 0,  001878f 

Cuivre  rouge 0,  00171 

Étain  deFsdmouth 0,  00217% 

Plomb 0,  0028484 

2inc 0,  00294 

Verre,  moyennement 0,  00085 

Poteries  brunes,  environ 0,  00040 

Bois  de  sapin,  environ « 0,  00080 

Le  mercure  se  dilate,  en  volume,  depuis  zéro  jusqu'à  l'eau  bouiUante  de,  .  0,018018:=;]^ 

L'eau,  de 0,0433  =  ,^ 

L*alcool,  de 0,1100=î 

Tous  les  gas 0,37S  =  if; 

EAU.  L'eau  est  un  fluide  transparent,  incolore,  sans  odeur,  insipide  et  suscep- 
tible de  mouiller  presque  tous  les  corps,  excepté  ceux  qu'on  dit  être  gras,  les  feuilles 
de  certains  plantes,  etc. 

Elle  existe  sous  les  trois  états  différents  de  solide,  liquide  et  fluide  élastique, 
savoir  :  en  glace,  eau  proprement  dite,  éi  vapeur  aqueuse. 

L'eau,  à  Tétat  liquide,  peut  être  regardée  comme  incompressible  lorsqu'on  ne  la 
soumet  qu'aux  pressions  ordinaires.  La  construction  des  pompes  foulantes  est  fondée 
sur  ce  principe. 

La  surface  de  Teau  dormante,  celle  que  ce  liquide  offre  dans  le  repos,  est  exacte* 
ment  horizontale  ou  perpendiculaire  à  la  direction  du  fil  li  plomb. 

Tout  vase  qui  contient  de  Teau  a  ses  parois  pressées  par  une  force  perpendicu- 
laire à  leur  surface  ;  la  grandeur  de  cette  force  croît  avec  renfoncement  de  la  paroi, 
et  elle  est  toujours  égale,  pour  une  portion  de  la  paroi,  au  poids  du  filet  vertical  du 
liquide  qui  a  pour  base  Taire  de  la  paroi,  et  pour  hauteur  sa  distance  au  niveau  de 
l'eau. 

Les  pressions  qui  s'exercent  sur  le  liquide,  par  un  piston  ou  tout  autre  moyen, 
sont  transmises  sur  les  surfaces  des  parois,  de  manière  que  quelque  part  qu'on  prenne 
une  surface  égale  à  la  base  du  piston,  cette  aire  est  pressée  avec  la  même  intensité 
que  s!  le  piston  y  était  immédiatement  contigu.  C'est  le  principe  de  Yégalité  de  pres- 
sion découvert  par  Pascal. 
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L^air  presse  la  surface  de  Teau  ;  la  pression  se  distribue  également  dans  toute  la 
masse  et  dans  tous  les  sens»  et  lorsque  le  vide  est  fait  dans  un  tube  vertical  fermé  en 
haut,  ouvert  en  bas,  et  plongé  dans  Teau,  ce  liquide  monte  jusqu'à  une  hanteur.qui 
est,  en  termes  moyens,  de  10"',4,  ou  32  pieds,  plus  ou  moins,  selon  la  pression 
atmosphérique  subsistante.  C'est  sur  cette  propriété  qu'est  basée  la  construction  des 
pompes  aspirantes. 

L'eau,  prise  à  la  température  AeA^  10  du  thermomètre  centigrade,  est  à  son  maxi- 
mum de  densité  ;  son  poids  est  tel,  dans  cet  état,  qu'un  litre,  ou  cube  d'un  décimètre 
de  côté,  pèse  juste  un  kilogramme.  Mais  si  la  température  vient  à  changer,  l'eau  se 
dilate;  le  volume  1  devient  1,0001082  à  0*.  Depuis  le  maximum  de  densité  jusqu'à 
100^  l'eau  se  dilate  de  -ît =0,0465  de  son  volume  primitif. 

L'eau  se  dilate  également,  en  changeant  d'état,  au  moment  de  la  congélation.  Sa 
force  expansive  est  telle  alors,  qu'elle  déchire  ou  brise  ordinairement  tout  ce  qui  lui 
sert  d'enveloppe.  Buot  a  fait  rompre,  par  ce  moyen,  un  canon  de  fer  d'un  doigt  d'é- 
paisseur. On  ne  saurait  trop  se  prémunir  contre  cet  inconvénient  dans  l'établissement 
des  conduites  d'eau,  soit  en  les  posant  sous  terre,  soit  en  les  garnissant,  dans  les  dis- 
tributions intérieures,  de  corps  peu  conducteurs  de  la  chaleur. 

ÉCOULEMENT  DES  LIQUIDES.  Si  l'on  fait  une  ouverture  à  un  vase  qui  con- 
tient un  liquide,  et  que  l'ouverture  soit  placée  au-dessous  de  la  surface  du  liquide, 
le  liquide  s'échappera  aussitôt  avec  une  vitesse  plus  ou  moins  grande. 

D'après  le  principe  découvert  par  Torricelli,  le  liquide  s'écoulera  avec  une  vitesse 
égale  à  celle  qu'aurait  ce  même  liquide  tombant  depuis  le  niveau  du  liquide  jusqu'à 
Torifice. 

Tel  est  le  résultat  théorique  :  le  résultat  de  Texpérience  en  diffère  un  peu,  et  cela 
est  dû  à  la  contraction  de  la  veine  fluide.  (Voyez  Ajutage,  Veine  FLumE.) 

ÉCROU.  Cylindre  creux,  fileté  intérieurement,  pour  recevoir  un  boulon. 

ÉLASTICITÉ.  Propriété  dont  jouissent  les  corps  qu'on  a  comprimés  de  se  réta- 
blir dans  leur  état  primitif,  quand  la  comp?ession  cesse. 

Dans  les  fluides  aériformes,  l'expansion  en  tous  sens  ne  cesse  que  lorsqu'un 
obstacle  vient  s'y  opposer;  et  la  force  avec  laquelle  l'obstacle  résiste,  ou  celle  de  la 
pression  que  le  gaz  exerce  sur  lui,  est  la  mesure  de  la  tension  du  gaz.  Ici  l'élasticité 
est  parfaite,  et  le  gaz  reprend  les  mêmes  dimensions  et  la  même  tension,  sous  l'em- 
pire des  mêmes  forces,  dans  tous  les  temps  et  dans  tous  les  lieux,  pourvu  qu'on  res- 
titue le  calorique  qui  avait  été  dégagé. 

Les  liquides,  au  contraire,  ne  peuvent  être  comprimés  que  par  des  puissances 
énormes,  ce  qui  a  fait  nier  longtemps  la  rompressibilité  et  l'élasticité  de  ces  sub- 
stances. 

EMBOITEMENT.  Partie  cylindrique  qui  termine  un  tuyau,  et  qui  est  plus  grand 
que  le  corps  du  tuyau. 

Dans  cette  partie  plus  large,  entre  le  petit  bout  du  tuyau  suivant. 

Emboîter  des  tuyaux.  Les  faire  pénétrer  l'un  dans  l'autre  pour  former  une  con- 
duite. 
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ÉTàIN.  L'étain  est  un  métal  solide,  presque  aussi  blanc  que  Targent.  Il  s'étend 
bien  en  lames  et  se  tire  mal  en  (ils.  Il  a  beaucoup  plus  de  dureté  et  d*éclat  que  le 
plomb.  Plié  en  différents  sens,  il  fait  entendre  un  craquement  particulier,  que  1  on  n 
nommé  le  cri  de  Tétain. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  7,391.  On  ne  Ta  point  encore  obtenu  en  cristaux 
réguliers. 

Quoique  fusible  à  210"^,  il  n'est  point  volatil. 

Uni  avec  deux  fois  son  poids  de  plomb,  il  constitue  la  soudure  des  plombiers. 

Les  mines  les  plus  belles  d*étain  sont  le  partage  de  llnde,  de  l'Angleterre,  de 
FÂllemagne  et  de  TEspagne.  Le  meilleur  nous  vient  de  Malaca;  c'est  le  seul  qui 
soit  pur. 

ÉTUVE.  Espace  fermé  et  chauffé  pour  faire  sécher  promptementles  moules  qu'on 
y  met. 

EVENTS.  Canaux  pratiqués  dans  la  partie  supérieure  des  moules,  pour  faciliter  la 
sortie  de  Tair,  de  l'humidité  et  des  gaz. 

FER.  Le  fer  est  un  métal  solide  à  la  température  ordinaire,  dur,  à  gros  graius,  un 
peu  lamelleux,  susceptible  d'acquérir,  par  le  frottement,  une  odeur  sensible.  Il  est  très- 
ductile  ;  toutefois,  il  passe  beaucoup  mieux  à  la  filière  qu'au  laminoir  ;  car  il  existe 
des  fils  de  fer  d'un  très-petit  diamètre,  tandis  qu'il  n'existe  pas  de  lames  de  fer  très- 
minces.  Sa  pesanteur  spécifique  est  de  7,788. 

C'est  le  plus  tenace  des  métaux  :  un  fil  de  fer  de  deux  millimètres  ne  se  rompt  que 
par  un  poids  de  242  k.  659. 

Le  fer  n'entre  en  fusion  qu'à  environ  130^  du  pyromètre  de  Wedgwood;  aussi  faut- 
il  une  bonne  forge  pour  le  fondre. 

C'est  de  tous  les  métaux  le  plus  employé  dans  les  arts. 

FILTRE,  FILTRATION.  La  filtration  est  une  opération  purement  mécanique,  à 
laquelle  on  a  fréquemment  recours  en  chimie  et  dans  beaucoup  d'arts  différents  ;  elle 
a  pour  objet  de  séparer  d'un  liquide  quelconque  les  molécules  de  corps  étrangers  qui 
y  sont  tenus  en  suspension. 

Le  plus  ou  le  moins  de  ténacité  de  ces  molécules,  la  nature  et  la  densité  du  liquide, 
sont  autant  de  causes  qui  forcent  de  varier  les  moyens  qu'on  peut  employer  pour 
arriver  à  ce  but. 

FONTAINE.  Ce  mot  ne  s'appliquait  d'abord  qu*aux  sources  d'eau  naturelles,  et  ser- 
vait  à  indiquer  l'endroit  où  elles  paraissaient  k  la  surface  du  sol.  On  s'en  sert  aujour- 
d'hui pour  désigner  tout  réservoir  ou  château  d'eau  qui  fournit  un  écoulement  continu 
ou  intermittent. 

Les  fontaines  monumentales  sont  celles  qui  décorent  nos  places  et  nos  prome- 
nades ;  les  fontaines  dépuratoires  sont  employées  dans  nos  maisons  pour  filtrer  les 
eaux,  et  les  débarrasser  de  toutes  les  substances  qu'elles  tiennent  en  suspen- 
sion ,  etc. 

FONTAINIER.  C'est  l'ouvrier  chargé  de  rechercher  les  eaux,  de  les  conduire,  les 
jauger,  les  réunir,  les  distribuer;  de  construire  les  canaux,  bassins,  puits,  pompes, 
2-  p.  18  ' 
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caseades,  etc.  En  un  mot,  le  foDtainier  est  employé  dans  tout  €6  qui  se  rapporté  au 
gouTernement  des  eaux.  Il  est  peu  d'arts  qui  exigent  des  connaissances  plus  variéoa* 

Gomme  le  fontaiuier  se  sert  fréquemment  du  plomb  dans  ses  travaux,  il  prend  aussi 
la  dénomination  de  plombier. 

FONTAINIER-SONDEUR.  L'art  du  fontainier-sondeur  consiste  à  reconnatlre  les 
différentes  espèces  de  terrains  dans  lesquels  ou  doit  rechercher  des  eaux  souterrainétt 
ascendantes,  et  à  les  ramener  à  la  surface  du  sol,  à  Taide  de  la  sonde  du  mineur. 
Lorsque  le  sondeur  est  arrivé  jusqu'à  Feau  qu'il  recherche,  cette  eau  a'élève  dané  le 
trou  de  la  sonde  et  souvent  jaillit  au: dehors.  Alors  on  descend  un  tube  pour  risolef  et 
la  conserver.  Il  résulte  de  cette  construction,  ou  un  puits  ordinaire,  ou  des  eaux  jail- 
lissantes, mais  dont  la  source  est  quelquefois  à  100  mètres  de  profondeur  et  méWÊ 
plus. 

Cinq  sondages  faits  dans  les  environs  de  Paris,  de  40  à  70  mètres  de  profondeur, 
ont  donné  de  Teau  jaillissante  de  4  à  24  mètres  au-dessus  du  «éro  du  pont  de  la 
Tournelle. 

Un  de  ces  puits,  foré  à  la  gare  de  Saint-Ouén,  fournit  190  mètres  oubes  (lar 
vingt-quatre  heures,  et  n'éprouve  aucune  variation.  Il  a  été  terminé  en  cinquante 
jours,  au  prix  de  50  à  51  fr.  par  mètre,  non  compris  les  prix  des  tubes  d'ascension. 

FONTE.  C'est  une  combinaison  de  fer  malléable  avec  du  carbone,  jouissant  de  U 
propriété  de  pouvoir  s'obtenir  liquide  à  une  haute  température.  Cette  découverte  ioi^ 
porunte^  qui  a  donné  à  ce  métal  un  nouvel  emploi  dans  les  arts»  n'a  été  faite  que 
vers  la  fin  du  quinzième  siècle. 

On  distingue  deux  espèces  de  fonte,  la  blanche  ôt  la  grise»  qui  diffèrent  moins  J^ar 
la  proportion  du  carbone  que  par  l'état  de  combinaison  dans  lequel  le  carbone  y  est 
disséminé. 

La  fonte  blanche  est  en  général  très-brillante  ;  sa  couleur  est  le  blane  d'argent  pas^ 
sant  au  gris  clair  par  une  infinité  de  nuances. 

Elle  est  fragile,  se  casse  facilement  par  le  choc,  ce  qu'on  e}(prime  en  disant  qu'elle 
est  aigre  et  cassante. 

La  fonte  grise  possède  également  l'éclat  métallique }  sa  couleur  est  le  gris  foncé 
passant  au  gris  clair.  Quoique  très-tenace»  très-difficile  à  casser^  elle  se  laisse  limer» 
propriété  que  ne  possède  pas  la  précédente. 

'  La  fonte  grise  est  la  plus  propre  au  moulage»  parce  qu'on  ne  peut  employer  que 
celles  qui  jouissent  des  qualités  suivantes  ; 

1^  Elle  doit  être  très-liquide,  se  figer  le  moins  vite  possible,  afin  de  remplir  le  moule 
parfaitement  ; 

it"  Refroidie^  elle  ne  doit  pas  avoir  de  soufflure  intérieurement»  ni  présenter  des 
inégalités  à  la  surface  ; 

5^  Lorsqu'elle  est  destinée  à  recevoir  des  impressions  délicates»  eUe  ne  doit  pas 
dégager  beaucoup  de  graphite  en  se  figeant,  parce  que  la  netteté  des  contours  en  sont 
frirait  ; 

4*  Il  faut  qu'après  le  refroidissement  elle  soît  le  moins  aigre  possible  ; 
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5*  Convertie  en  objets  qui  doivent  être  travaillés  au  foret  et  k  la  lime,  elle  uc  doit 
pas  avoir  une  trop  grande  dureté  après  le  refroidissement,  mais  elle  doit  posséder  un 
peu  de  malléabilité  ; 

8'  Il  ne  fliut  pas  que,  douée  d'un  eicès  de  chaleur,  elle  puisse  attaquer  les  moules, 
ce  qui  dégraderait  la  surfoce  de  l'objet  ; 

7®  Employée  pour  les  objets  durs,  il  faut  qu'elle  soit  tenace,  malgré  la  dureté,  e( 
qu'elle  ne  devienne  pas  aigre  ; 

8*  Elle  doit  prendre  peu  de  retrait,  afin  que  les  proportions  de  Tobjet  ne  soient 
pas  atténuées  ; 

9*  n  fout  qu'elle  soit  poreuse,  surtout  si  les  objets  moulés  sent  destinés  à  faire 
beuQlir  les  liquides. 

JAUGE.  Les  fontainiers  se  servent  de  ce  terme  pour  désigner  un  appareil  destiné  i| 
mesurer  la  quantité  de  pouces  ou  de  modules  d'eau  fournis  par  une  conduite,  un^ 
source,  etc.  (  V&ye%  ces  mots,  Popei,  Module.) 

JAUGEAGE.  L'action  de  jauger,  de  mesurer  le  produit  d'une  source,  d'une  con- 
duite, etc. 

JAUGER.  Mesurer  avec  la  jauge  le  produit  d'une  conduite,  etc.,  et  le  réduire  k  une 
mesure  commune  et  connue. 

JOINT.  L'endroit  où  deux  choses  se  joignent,  mode  d^assemblage  de  deux  tuyaux 
de  conduite. 

Les  tuyaux  en  foute  de  fer  se  réunissent  par  des  joints  à  brides  et. boulons,  ou  par 
des  joints  &  emboîtement  de  cylindre. 

Les  tuyaux  de  plomb  se  réunissent  au  moyeu  d'un  alliage  composé  de  deux  parties 
de  plomb  et  une  d'étaiu,  qui  enveloppe  le  joint.  (  Voye%  Nœud  de  soudure.) 

Dans  les  tuyaux  de  poterie,  la  soudure  est  remplacée  par  du  mortier  de  ehaux 
hydraulique  et  sable. 

MASSELOTTE.  Excédant  de  métal  que  Ton  ajoute  eu  coulant  une  pièce,  pour 
donner  plus  de  densité  à  la  matière  qui  la  compose. 

MASTICS  dont  on  fait  usage  dans  les  travaux  de  fontaiuerie. 

1*  Le  mastic  de  fontaimer  employé  pour  les  nœuds  de  tuyaux. 

Les  tuyaux  en  grès,  ou  terre  cuite,  sont  soudés  en  mastic  de  fontainier  h  chaque 
nœud,  et  revêtus  ensuite  dans  toute  leur  longueur  d'une  chemise  en  mortier  de  chauK 
hydraulique  et  sable  ou  ciment. 

Le  mastic  de  fontainier  est  composé  d'un  mélange  de  ciment  de  tuileau  passé  au 
tamis  fin,  de  poix  fondue  et  de  graisse  de  porc  (saindoux). 

2^  Le  mastic  gras,  qui  sert  à  graisser  les  joints  du  marbre  lors  de  la  taille,  afin  de 
les  faire  joindre  parfaitement. 

Il  se  compose  de  deux  parties  de  cire  jaune,  trois  parties  de  poix  blanche,  et  huit 
parties  de  résine,  que  Ton  fait  fondre  ensemble  et  que  l'on  jette  ensuite  dans  de  l'eau 
de  puits  pour  en  saisir  la  pâte;  cette  pâte  se  roule  en  bâton  pour  l'employer  au  besoin. 

5®  Le  mastic  de  fontaine,  qui  sert  à  sceller  les  agrafes  qui  retiennent  et  maintien- 
nent les  nis  et  cassures  des  marbres  ;  c'est  celui  dont  les  plombiers  et  les  fabricants  de 
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fontaines  à  filtrer  en  pierre  se  servent  pour  faire  leurs  jointSi  les  collets  des  robinets, 
des  douilles  de  bondes,  des  cuvettes  de  faïence,  des  bouchons  de  pieiTes  d'évier,  et 
autres  semblables  qui  sont  constamment  à  Thumidité. 

Ce  mastic  se  compose  de  débris  de  poterie  de  grès,  ou  de  tuile  de  Bourgogne  pure, 
pulvérisés  et  amalgamés  avec  une  quantité  suffisante  de  mastic  gras  pour  obtenir  une 
pâte  consistante. 

4^  Le  mastic  de  corbel,  qui  sert  à  faire  les  dallages  de  perrons  et  terrasses,  et  en 
général  de  tous  les  endroits  qui  sont  exposés  à  l'intempérie  de  Tair,  mais  non  à  l'hu- 
midité. 

On  prend  6  kilogrammes  de  ciment  fin,  fait  de  bonne  tuile  de  Bourgogne,  sans 
aucun  mélange,  bien  pulvérisée  et  passée  au  tamis  de  soie  ;  1  kilogramme  de  litharge 
pour  faire  sécher,  et  on  détrempe  le  tout  dans  3  kilogrammes  d'huile  de  lin,  et  1  kilo- 
gramme d'huile  grasse  pour  siccatif. 

Ce  mastic  est  remplacé  maintenant  avec  beaucoup  d'avantages  par  le  mastic  de  DihL 

5®  Le  mastic  de  limaille^  qui  s'emploie  aux  mêmes  usages  que  les  précédents,  mais 
dans  des  endroits  habituellement  humides  ou  qui  reçoivent  constamment  de  l'eau, 
comme  caniveaux  en  pierre,  dallages  de  cuisines,  de  lavoirs  ou  de  lieux  commwis, 
auges  en  pierre  faites  de  plusieurs  morceaux,  ou  cassées  et  agrafées,  etc. 

Ce  mastic,  qui  est  très-bon  lorsqu'il  est  bien  appliqué,  se  compose  d'un  mélange 
de  12  kilogrammes  de  limaille  de  fer,  ou  de  fer  et  cuivre,  telle  qu'on  en  trouve  chez 
les  éperonniers,  mais  qui  ne  soit  pas  rouillée  ;  2  kilogrammes  de  sel  et  4  aube,  que 
l'on  fait  infuser  vingt-quatre  heures  dans  2  litres  1/2  de  bon  vinaigre,  et  3/4  d'urine  ; 
on  décante  alors,  et  la  pâte  consistante  qui  s'est  formée  au  fond  du  vase  est  le  mastic, 
lequel  est  propre  à  être  employé  a  l'instant  même. 

Ces  deux  derniers  mastics  doivent  être  employés,  ainsi  que  le  mastic  de  Dihl,  sur 
des  matières  calcaires  parfaitement  sèches,  autrement  ils  s'y  incorporent  mal,  se 
feuillettent,  et  Thumidité  les  repousse. 

MODÈLE.  C'est  le  relief  de  l'objet  que  Ton  veut  mouler,  et  que  l'on  veut  imiter 
en  remplissant  le  moule  de  fonte. 

MODULE.  Unité  que  M.  de  Prony  a  proposé  d'adopter  pour  la  mesure  des  eaux 
courantes.  Le  module  d'eau  serait  égal  au  produit  de  lU  mètres  cubes  d'eau  en  vingt- 
quatre  heures ,  et  le  double  module  au  produit  de  20  mètres  cubes  dans  le  même 
temps  :  ce  qui  équivaudrait  à  peu  près  au  pouce  de  foniainier,  (  Voyez  ce  mot.  ) 

Le  double  module  d'eau  est  fourni  par  un  orifice  de  0°^,02  de  diamètre,  percé  dans 
une  paroi  de  0"*,017  d'épaisseur,  et  dont  la  charge  sur  le  centre  d'eau  de  l'orifice 
serait  de  0^,05. 
Mesuaes  françaises  et  anglaises. 
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TAblefta  #efl  i 


I  fniBfalflMi  et  mmglmimtm» 


DltelGMATIOM 

dM 

MISOmBS  FBANÇiini. 


1°  DE  LONGUEUR. 

Mètre  (dix-millionième  par- 
tie du  quart  du  méridien 
terrestre) , 

Kilomètre , 

Toise 

Pied 

Pouce 

Ligne.  ...  


2^  DE  SUPERFICIE. 


Mètre  carré . 
Toise  carrée. 
Pied  carré.  . 
Pouce  carré . 
Ligne  carrée. 


3^  AGRAIRES. 

Are  (carré  de  10  mètres  de 

côté) 

Hectare 

Arpent  des  eaux  et  forêts 
Perche  — 

Arpent  de  Paris 

Perche      —      


4^  CUBIQUES. 

Stère  (ou  mètre  cube) . 

Toise  cube 

Pied  cube 

Pouce  cube 

Ligne  cube 


5^  DE  CAPAcrrÉ  pour 

LES  UQUmES. 

Litre  (ou  décimètre  cube) 
Kilolitre  (un  mètre  cube). 

Muid 

Setier 

Pinte 

Voie 


6^  DE  POIDS. 

Kilogramme(poidsd'unlitre 

d'eau) 

Quintal 

Livre 

Once 

Gros 


VALEUR 

en 

lUSVRIS  MBTRIQUBS. 


1.00 
1000,00 
1,94904 
0,32484 
0,027070 
0,002256 


1 

3,79874 
0.105521 
0.0073278 
0,00005089 


100,00 

10000.00 

5107,20 

51,07 

3418,87 

34,19 


1 

7,40389 
0,0342773 
0,000019836 
0,00000001148 


lit. 

1,00 

1000.00 

268.22 

7,4504 

0,9313 

23,00 


kilo. 

1,00 
48,951 
0,48951 
0,30059 
0,003024 


DÉSIGNATION 


IfVUllS  AlieLAUBS. 


Mille 

Yard 

Pied 

Pouce 

Ligne  

Yard 

Pied 

Pouce 

Ligne  

Yard  carré 

Rod  (perche  carrée) .  .  . 
Rood  (1210  yards  carrés) 
Acre  (4840  yards  carrés). 


Yard.  . 
Pied.  . 
Pouce . 
Ligne  . 


Bushel  (8  gallons). 
Gallon  impérial. .  . 
Quart  (^  de  gallon). 
Pint  (i  de  gallon) . 


Ton.  . 
Quintal. 
Livre. . 
Once. , 
Dram.. 


VALEUR 

en  ooitê 
des 

mSURES  FBAHÇAI0B8. 


1609,3149 

0,9144 
0,3048 
0,0254 
0,0024 


0,836097 
0,093 
0,000645 
0,00000448 


0,836097 
25,2911939 
1011.6775 
4046,71 


0,7645 
0,028315 
0,000016383 
0,000000009261 


lit 

36,347664 
4.54345794 
1,135864 
0,567932 


kilo. 

1015,649 
50,78246 
0,4534148 
0,0283384 
0,001  771 2 
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VÂLBUIk 

en 

MBSUBI»  MBTBIQUB8. 


DB81GMAT10II 
des 

MBSUPPS  ÂBSLAlffS. 


.      DBUGNATlOn 

des 

HBSUBBS  FBÂMÇAIfBS. 


7^  d'égouleiiebt. 

Module  d'eau 

Pouce  d'eau 


Ligne  d'eau . 


8*»  DE  TRAVAIL  D'uN  NOTEUA. 


Dynamie 

Cheval  de  vapeur. 


9°  DE  U  CBALRUR  SPÉCIFIQUE. 

Therme^  calorie.  .... 


l(y>  MONÉTAIRES. 

Les  monnaies  d'or  de 
France  contiennent,  ainsi 
que  celles  d'argent,  un  dixiè- 
me d'alliage  et  neuf  dixiè- 
mes de  métal  pur.  En  géné- 
ral, le  titre  est  0.900. 

L'unité  monétaire  est  le 
franc  ^  qui  se  subdivise  en 
décimes  et  en  centimes. 

Poids  des  pièces  de  monnaie 
en  grammes. 

Pièces  de  40  francs  .  . 
de  20  francs  .  . 
de    5  francs  .  . 


10  kilolitres  en 

24  heures. 

i9k"oi.,i953  en 

24  heures,  800  litr«9 
par  heure. 

i33»"-,3  en  H 
heures,  5"*-,5  par 
heure. 


i  mètre  cube 
d'eau,  ou  1000  kilo- 
grammes élevés  à 
i  mètre  de  hauteur. 

6480  dynam.  en 
24  heures,  ou  éléva- 
tion de  75  kilosr. 
par  seconde  à  1  met. 
de  hauteur. 


Quantité  de  cha- 
leur nécessaire  pour 
élever  d'un  degré  la 
tempe  rature  de  Iki 
logramme  d'eau  li- 
quide. 


VAL  BU 

en  i$nilé 
des 

MBiUM»  PRAH«A»BS. 


Horse-Power. 


24heureB,0QéUvih 
tion  de  33,000  livres 
(avoir  du   poids] 

Sar  minute  à  1  pied 
nglais  de  haiitouF, 


12,90322 
6,451  61 
25,000 


L'unité  monétaire  est  la 
livre  sterling^  qui  se  subdi< 
vise  en  20  sehellingSy  et  le 
scheUing  en  12  deniers, 

OR. 

Guinée  de  21  scheUing . 
Souverain,  depuis  1818,  4e 
20  schelliqgs,  •  »  .  . 

ARGENT. 

Crown  ou  couroni^e  de  S 
schellings  anciens.  . 

Crown  ou  couronne,  depuis 
1818 

Schelling,  depuis  1818. 
On  estime  généralement 

en  France  le  shilling  l',25«, 

et  la  livre  sterling  à  25  fr. 


r.  «. 
iS,4T 


6,16 

5,8072 
1,1614 


J 
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MOULE.  Ensemble  de  pièees  présentant  un  r reux  qui  sert  à  former  une  figure  ou 
un  bas-relief^  soit  par  la  voie  de  la  fonte,  soit  par  impastation. 

On  distingue  trois  parties  principales  :  le  noyau  ou  partie  massive,  dont  la  surAiee 
extérieure  fournit  l'empreinte  intérieure  du  modèle  ;  la  chape  ou  enveloppe^  dont  la 
surface  intérieure  fournil  l'empreinte  extérieure  du  modèle  ;  enfin  le  vide  entre  le 
Boyau  et  la  cbape*  destiné  à  recevoir  le  modèle,  et  dans  lequel  on  verse,  par  consé- 
quent, la  matière  fusible  qui  doit  entrer  dans  la  composition  de  ce  modèle. 

NŒUD  DE  SOUDURE,  Joint  de  deux  tuyaux  en  plomb,  ou  quantité  de  soudure 
ramassée  entre  deux  tuyaux  emboîtés,  pour  les  attacher  ensemble  et  empêcher  que 
l'eau  ne  sorte. 

NOYAU.  Le  noyau  est  la  partie  massive  du  moule  qui  se  trouve  renfermée  dans  sou 
intérieur,  en  laissant  toutefois  un  vide  entre  lui  et  la  chape,  pour  y  verser  la  matière  à 
telle  épaisseur  que  Ton  aura  jugé  convenable. 

ORIFICE.  Ouverture  par  laquelle  sort  un  fluide^  lorsqu'il  y  est  sollicité  par  une  cause 
quelconque. 

PAROIS.  On  désigne  ainsi  les  différentes  surfaces  qui  terminent  un  corps;  celles 
qui  fixent  plus  particulièrement  l'attention  sont  les  parois  intérieures  des  moules,  des 
tuyaux,  des  canaux,  et  des  vases  qui  contiennent  des  liquides,  etc. 

PENTE.  Inclinaison  que  l'on  donne  au  fond  d'un  canal,  pour  que  les  eaux  puissent 
y  couler  avec  plus  ou  moins  de  vitesse. 

Elle  se  mesure  parla  différence  de  niveau  entre  deux  points  consécutifs  séparés  par 
une  distance  égale  à  l'unité  de  longueur.  Ainsi,  si  l'unité  de  longueur  est  le  mètre,  et 
que  la  différence  de  niveau,  entre  deux  points  pris  sur  l'axe  du  fond  et  placés  à  la  di- 
stance del  mètre,  soitdel  centimètre,  on  dit  que  la  pente  est  de  1  centimètre  par  mètre. 

PESANTEUR.  Force  qui  anime  toutes  les  molécules  d'un  corps,  et  tend  k  les  pré- 
cipiter à  la  surface  de  la  terre.  On  prend  pour  sa  mesure  le  double  de  l'espace  par- 
couru pendant  une  seconde  de  la  chute.  A  Paris,  cet  espace  est  de  4°^,9044. 

PISTON.  Est  un  ajustage  de  bois,  de  cuir  et  de  fer,  ayant  la  force  d'un  cylindre, 
que  Ton  met  dans  l'intérieur  d'un  autre  cylindre  pour  en  remplir  hermétiquement  le 
vide,  et  donner,  par  le  mouvement  de  va-et-vient  qu'on  lui  imprime,  du  vent  ou  de 
Teau,  suivant  qu'on  lui  a  fait  aspirer  Tune  ou  l'autre  de  ces  deux  substances. 

Le  produit  est  en  raison  de  la  vitesse  du  piston,  de  la  longueur  de  sa  course  et  de 
la  capacité  du  cylindre. 

PLOMB.  Le  plomb  est  un  métal  solide,  blanc,  bleuâtre,  brillant.  Frotté  entre  les 
mains,  il  leur  communique  une  odeur  sensible  t  c'est  l'un  des  métaux  les  plus  mous  ,- 
aussi  est-il  sans  sonorité,  et  il  est  rayé  par  presque  tous  les  autres  corps,  même  par 
l'ongle  ;  on  peut  même  s'en  servir  pour  tracer  des  caractères  sur  le  papier.  Très-mal- 
léable, il  s'étend  plus  facilement  en  lames  qu'il  ne  se  tire  en  fils  ;  sa  ténacité  est  peu 
considérable;  sa  densité  est  de  11,552.^  On  ne  l'a  point  encore  obtenu  en  cristaux 
bien  réguliers.  . 

C'est  un  des  métaux  les  plus  fusibles  :  sa  fusion  a  lieu  vers  le  260^  de  chaleur  ;  il 
n'est  pas  sensiblement  volatil. 
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On  s'en  sert  pour  couvrir  des  édifices,  pour  construire  des  bassins,  des  conduites, 
des  gouttières,  des  réservoirs,  des  chaudières,  des  chambres  dans  lesquelles  se  fabri- 
que l'acide  sulfurique  :  allié  avec  la  moitié  de  son  poids  d'étain,  il  forme  la  soudure 
des  plombiers. 

POIDS.  La  pesanteur  agissant  également  sur  toutes  les  particules  d'un  corps,  ce 
corps  tend  à  tomber  avec  une  certaine  force,  en  raison  précisément  de  la  quantité  de 
particules  matérielles  qu'il  renferme. 

La  somme  de  ces  actions  est  ce  qu'on  appelle  la  résultante  de  la  pesanteur  ou  poids* 

Le  poids  du  mètre  cube  d'une  substance,  dont  on  connaît  la  pesanteur  spécifique 
par  rapport  à  l'eau  distillée,  s'obtient  en  multipliant  par  1,000  kilogrammes  le  nom- 
bre qui  exprime  cette  pesanteur  spécifique. 

Table  des  pesanteurs  spécifiques  des  solides^  celle  de  Veau  étant  i  (<H8*  centigrades) , 

i  laminé 22,0690 

passé  à  la  filière 21.0417 

forgé 20,3366 

purifié 19.8000 

O^         (  forgé 19,3617 

•  H  fondu 19,2581 

Mercure  (à  0») 13,598 

Plomb  fondu 11,3523 

Argent  fondu 10,4743 

Cuivre  en  fil 8,8785 

Cuivre  rouge  fondu 8,7880 

Acier  non  écroué 7,8163 

Fer  en  barre 7,7880 

Étain  fondu 7,2914 

Fer  fondu 7,2070 

Zinc  fondu 6,861 

Marbre  de  Paros  (chaux  carbonatée  lamellaire) 2,8376 

Chaux  carbonatée  cristallisée 2,7182 

Chaux  sulfatée  cristallisée 2,3117 

Houille  compacte 1,3292 

Glace 0,930 

Bois  de  hêtre.  . 0,852 

Frêne 0,845 

If 0,807 

Bois  d'orme..  . 0,800 

Sapin  jaune 0,657 

Tilleul 0,604 

Peuplier  blanc  d'Espagne 0,529 

Peuplier  ordinaire 0,383 

Liège 0,240 

POMPE.  Machine  dont  on  se  sert  pour  élever  Teau,  en  mettant  à  profit  la  force 
élastique  de  Tair. 

On  distingue  deux  espèces  de  pompes  :  la  pompe  aspirante,  et  la  pompe  aspirante 
et  foulante. 


Digitized  by 


Google 


VOCABULAIRE* 


145 


POUCE  DE  FONTAINIER.  Unité  pour  la  mesure  des  eaux  qui  s'écoulent  par  des 
tuyaux  de  conduite.  Le  pouce  d'eau  de  Paris  est  égal  à  la  quantité  d'eau  que  fournit, 
dans  une  seconde,  un  tuyau  de  1  pouce  de  diamètre,  et  placé  de  manière  que  le  centre 
de  sou  orifice  soit  à  7  lignes  de  distance  de  la  surface  de  Teau  du  réservoir  où  il  est 
adapté.  Pour  évaluer  le  produit,  il  faudrait  déterminer  encore  la  longueur  de  l'ajutage 
ou  répaisseur  de  la  paroi  dans  laquelle  est  percé  le  trou  par  lequel  l'eau  s'écoule. 

Or,  c'est  ce  qu'on  n'a  pas  fait  :  de  manière  qu'on  ne  s'accorde  pas  sur  la  valeur  exacte 
de  cette  mesure  ;  cependant  il  est  assez  généralement  admis  qu'elle  vaut  15  pintes,  ou 
15«*-,33  par  minute,  ou  19k"«>»-,1953  en  24  heures. 

Le  produit  théorique,  calculé  d'après  la  règle  de  Torricelli,  est  de  27k"»ï-,677.  Si 
on  le  compare  avec  le  précédent,  on  en  conclut  que  le  coefficient  de  contraction  est 
de  0,69  ;  coefficient  qui  convient  à  un  ajutage  cylindrique  dont  la  longueur  serait  égale 
à  3  fois  le  diamètre.  Ainsi,  dans  la  supposition  que  nous  avons  faite,  les  trous  ne  doi- 
vent pas  être  percés  en  mince  paroi,  mais  on  doit  y  appliquer  un  tuyau  cylindrique 
de  3  pouces  de  longueur  pour  avoir  le  pouce  de  fontainier. 

Le  pouce  se  subdivise  en  144  lignes,  fournissant  chacune,  par  conséquent,  ISS*»*-  ,3. 

Nous  allons  indiquer  dans  un  tableau  le  diamètre  qu'il  convient  de  donner  à  l'ori- 
fice pour  avoir  une  ou  plusieurs  lignes  d'eau,  en  supposant  que  la  charge,  sur  le 
centre  de  l'orifice,  reste  toujours  de  7  lignes. 


NOMBRE 

DIAMETRE 

CHARGE 

PRODUIT 

II 

de 

de 

SUR  Ll  CBH  TRI 

eD 

OBSttVATIONS.  1 

LieHBS   D*BAIT. 

L'ORmCB. 

de  rori6ce. 

24  BVURR8. 

1 

Une*. 

llgBM. 

lltm. 

i  ligne  ou  t^  de  pouce. 

1,000 

7 

433,3 

On  ne  peut 

2        —      ?T        - 

i,414 

» 

266,6 

goère  employer 
d*oriflces    plos 

3         —        7s          — 

4,732 

D 

399,9 

petits  que  2  H- 

4       —      ^       — 

2,000 

» 

833,2 

gn«. 

6      -     n       — 

2,449 

» 

799,8 

8       —      ÏT        - 

2,828 

W 

4066,4 

9      -      ^       — 

3,000 

» 

4499,7 

12        —       ÎT         — 

3,464 

» 

4599,6 

16      -      J        — 

4.000 

» 

2432,8 

48       —      i        — 

4,242 

» 

2399,4 

24      —       i        — 

4,899 

)» 

3499,2 

36       —       i        - 

6,000 

» 

4798,8 

48       —      1        - 

6,928 

» 

6398,4 

72       -       i        — 

8,484 

» 

9897,6 

i44      —      1  pouce. 

42,000 

» 

49498,3 



PRESSION.  Effort  qu'un  corps  exerce  sur  un  autre  corps,  en  raison  de  son  poids. 
Les  solides  transnoettent  la  pression  dans  le  sens  qu'ils  la  reçoivent. 
Les  liquides,  au  contraire^  la  transmettent  également  dans  tous  les  sens. 
2*p,  49 
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i.j|  preswon  de  Ym  sup  1  eÉintiraètre  carré  de  surfece  est  égale  k  l^'^sPWB  :  c'est 
CQ  qu'on  sippella  la  pr^iian  (he  à  me  atmogphère. 

RÉSISTANCE.  L'adhésîoi)  des  molécules  d'un  corps  se  mesure  par  la  résistance 
qu'elles  offrent  à  un  effort  de  traction. 

Voici  les  résultats  des  expériences  sur  la  résistance  des  matériaux  dont  la  connais- 
sance a  paru  utile  aux  hydrauliciens. 

Le  plomb  est  rompu  par  les  efforts  sur  un  uiil-j   j'^!    (J^^ne  d'Edimbourg.) 

limètre  carré  de  surface  de j    /^„    Lt    .     v 

(    1,35    (Navier.) 

14,14  (Jardine.) 

1,22  {Idem.) 

0,68  (Navier.) 

'  42,90  (Perronnet.) 

42,20  {Idem.) 

46,80  (Soqfflot  et  {tonnelet.) 

Le  fer  forgé  ^sl  rompu  par  des  efforts  sur  un/  44,^  (Poleni.) 

millimètre  carré  de  surface  de \  46,10  (Telford.) 

139,40  (Brown.) 

49,40  (Brunel.) 

,  4S,00  (  Expér.  à  Saint-Pétersbourg.) 

/  35,73  (Telford.) 

II  supporte  sans  altération  apparente .  .   .  .;  36,77  (Brunel.) 

(  28,00  (Expér.  à  Saint-Pétersbourg.) 
Poids  produisant  la  rupture  de  la  tàla  lami- 
née tirée  dansjq  spnsj  du  laminage.  .    .  .    40,80  (Navier.) 
Tôle  tirée  peirpendiculairenient  au  sens  du 

laminage 36,40  (Tdem.) 

D'iipr^s  une  expériepce  faite  sur  un  vase  sen- 
siblement sphéri((ue,  le  poids  produisant  la 

rupture  est  de 46à47  (Idem.) 

Ifis  pièces  commencent  à  s'allonger  sensiblement  sous  des  poids  égaux  è  la  moitié 
ou  siux  deux  tiers  de  ppux  qui  produisent  la  rupture. 

kll. 

Poids  produisant  ^  rupture  de  la  fonte .  .  •  |  J3  io       ^^ 

La  fonte  supporte  sans  altération  apparente. .  10,70    (Tredgold.) 

Cuivre  battu.  .  .  .^ t4»89 

Cuivre  fondu.  .  .   .' 13,41 

Cuivre  laminé 2^,10    (Navier.) 

La  pièce  de  cuivre  a  commencé  à  s'étendre,  dans  la  dernière  expérience^  sous  une 
charge  qui  était  égale  à  la  moitié  environ,  ou  de  10^", 55. 

D'après  M.  Yicat;»  1^  forc0  de  CQbésioq,  su;  1  cQutim^trQ  cfirré,  fist,  ppuf  1^      ,^„ 
mortiers  bien  faits  à  sable  quartzeux  et  cl^aux  éminemment  l^y^raulique,  de*      9,60 
Mortlera  bien  faits,  à  sable  quartzeux  et  cbaux  hydraulique  ordinaire 6,00 
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VOCABULAIRE.  4lt 

D'après  Icâ  expériences  de  M;  Tredgold^  la  force  de  euhésioii  des  bois  tirés  (1er- 
t^endieulairémeiil  il  la  dibeciion  des  fibres  est,  sur  1  ceutimètre  carré  : 

kil. 

Pour  le  peuplier i25,24 

Pour  le  chêne 462,77 

BÉSERYOIR.  Lieu  où  Ton  recueille  les  eaux  qui  doivent  ensuite  étrèdistrlbuées  , 
soit  dans  les  différents  quartiers  d'une  ville»  soit  dans  tan  ^and  établissement ,  soit 
dans  une  maison  particulière. 

La  forme,  les  dimensions  et  le  mode  de  construction  varient  suivant  qu'ils  but  I 
remplir  Tune  ou  l'autre  destination. 

ROBINETS.  Oti  donne  ce  nom  à  un  appareil  qui  sert  à  intercepter  ou  à  établir 
réeoulement  des  eaux  datas  un  tuyau  dé  conduite,  au  moyen  de  la  pénétration  de  ce 
tuyau  par  tan  solide.  Il  se  composé  ainsi  de  deux  parties,  qu'on  désigne  sous  les  lioms 
de  boisseau  et  de  clef. 

Le  boisseau  est  érigé  perpendiculairement  sur  le  tuyau ,  avec  lequel  il  fait  cor|>s, 
et  présente  un  évidement  destiné  k  recevoir  la  clef. 

La  clef  a  ordinairement  la  forme  d'un  cône  tronqué^  pénétré  |>erpendiculairement 
à  son  axe  par  un  cylindre  creux  dont  le  diamètre  est  égal  à  celui  de  la  conduite ,  et 
qui  forme  l'œil  de  la  clef. 

Lorsque  les  deux  axes  de  la  conduite  et  de  l'œil  de  la  clef  se  confondent,  l'écoule- 
ment des  eailx  est  libre.  Lorsque,  au  contraire^  ces  deux  axes  sont  perpendiculaires 
l'un  à  l'autre;  l'écoulement  des  eaux  est  intercepté.  Cette  manœuvre  s'opère  en  faisant 
tourner  ta  clef  dans  le  boisseau. 

On  a  inventé  des  robinets  oA  la  clef,  au  lieu  de  tourner  dans  le  boisseau,  s'élève  et 
descend  au  moyen  d'une  vis  sans  fin ,  qui  la  pénètre  en  glissant  dans  deux  coulisses*. 
Ces  robinets  prennent  les  noms  de  robinet-cùin  oti  de  robineî'Vmrne^  Suivant  que  la 
clef  a  la  forme  d'un  coin  ou  d'une  vanne. 

Les  robinets  reçoivent  encore  différents  noms,  d'après  les  fonctions  qu'ils  ont  à  rem- 
plir :  c'est  ainsi  qu'on  distingue  les  robinets  d'arrêt,  les  robinets  de  décharge,  les  ro- 
binets flotteurs,  etc. 

RONDELLE.  Lame  de  plomb,  ou  de  cuir,  ou  de  flanelle,  ayant  la  forme  d'une  cou- 
ronne circulaire,  que  l'on  place  entre  les  brides  de  deux  tuyaux  contigus,  afin  de 
rendre  le  joint  plus  étanclie,  et  racheter  plus  facilement  les  irrégularités  de  la  surface 
des  brides. 

SIPHON.  Tube  recourbé,  en  verre  ou  en  métal,  qm  a  pour  objet  dévider  un  vase 
contenant  un  liquide,  sans  qu'on  soit  obligé  de  percer  le  vase  dans  la  partie  inférieure. 

SODDURE.  Alliage  composé  de  deux  tiers  de  plomb  sur  un  tiers  d'étain,  dont  les 
plombiers  se  servent  pour  réunir  deux  tuyaux  de  plomb. 

SOUPAPE.  Diaphragme  mobile  qui  permet  par  son  mouvement  l'entrée  ou  la  sortie 
d'un  fluide. 

TUYAU.  Cylindre  creux  qui  sert  pour  conduire  l'eau. 

On  fait  des  tuyaux  de  bois  d'aune,  de  poterie,  de  plomb,  de  fonte  de  fer,  etc. 
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148  VOCABULAIRE. 

-  Les  tuyaux  prennent  aussi  des  noms  particuliers,  suivant  leur  position  et  leur  em- 
ploi :  tuyau  de  descente,  est  celui  qui  conduit  les  eaux  pluviales  d'un  comble  sur  le  sol 
de  la  rue  ou  d'une  cour. 

Tuyau  de  décharge,  est  celui  qui  sert  à  vider  Teau  contenue  dans  un  bassin  ou  un 
réservoir. 

VEINE  FLUIDE.  Lorsqu'un  liquide  s'écoule  par  une  ouverture  qu'on  a  faite  à  un 
vase,'  il  prend  la  forme  d*un  filet  auquel  on  donne  en  général  le  nom  de  veine. 

Si  l'on  suit  exactement  la  forme  de  la  veine  liquide,  on  remarque  que  d'abord  elle  a 
le  même  diamètre  que  l'ouverture  faite  dans  le  vase;  mais  à  partir  de  cette  ouverture, 
et  tout  de  suite,  elle  va  en  diminuant,  de  manière  qu'elle  tend  à  former  une  surface 
conique  ;  elle  se  relève  ensuite,  de  manière  qu'il  y  a  une  section  de  la  veine  qui  est 
plus  petite  que  toutes  les  autres.  L'endroit  où  la  section  se  trouve  plus  petite  s'appelle 
section  de  la  veine  contractée,  et  ce  phénomène  est  exprimé  par  le  nom  de  contrac- 
tion de  la  veine  fluide. 

.  Cette  contraction  a  une  influence  sur  le  produit  de  l'écoulement,  c'est-à-dire  que 
l'écoulement  dû  à  la  théorie ,  ou  calculé  d'après  le  principe  de  Torricelli ,  diffère  de 
l'écoulement  réel.  (Voyez  Ajutage,  Écoulement  des  UQumES.) 

VENTOUSES.  Les  ventouses  ne  sont  autre  chose,  dans  l'acception  commune , 
qu'un  instrument  au  moyen  duquel  on  fait  le  vide  sur  une  partie  du  corps  humain. 

En  hydraulique,  on  donne  ce  nom  à  des  appareils  destinés  à  fournir  une  issue  à 
l'air  qui  s'accumule  dans  la  partie  la  plus  élevée  des  sinuosités  des  conduites. 

ZINC.  Le  zinc  est  un  métal  solide,  blanc  bleuâtre,  lamelleux,  très-ductile  :  cepen- 
dant il  passe  beaucoup  moins  au  laminoir  qu'à  la  filière  ;  aussi  existe-t-il  des  lames  de 
zinc  assez  minces,  et  n'existe-t-il  point  de  fil  d'un  diamètre  très-fin  ;  sa  dureté  est  faible, 
sa  pesanteur  spécifique  de  6^"-, 861. 

Il  entre  eu  fusion  au-dessous  de  la  valeur  rouge,  et  se  volatilise,  au-dessus  de  cette 
température ,  à  un  certain  degré  qui  n'est  pas  connu. 

Il  entre  pour  un  quart  dans  la  composition  du  laiton  ou  cuivre  jaune. 

L'on  commence  à  s'en  servir  pour  faire  des  conduites,  des  gouttières,  des  bassins, 
des  baignoires,  des  couvertures  de  toits,  etc. 
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DESCRIPTION  DES  PLANCHES. 


PLANCHE  I. 

FiG.  1.  —  Profil  du  pont-aqueduc  d'Arcueil. 

FiG.  2.  Profil  en  travers  du  canal  de  TOurcq. 

Ce  canal  est  destiné  principalement  à  amener  à  Paris  les  eaux  de  la  rivière  d'Ourcq» 
Sa  longueur ,  depuis  la  prise  d'eau ,  Mareuil,  jusqu'au  bassin  de  la  Yillette,  est  de 
93,922  mètres  ;  sa  largeur  est  de  Z^,50  au  plafond,  et  de  8°',00  à  la  surface  de  l'eau, 
en  supposant  une  profondeur  de  1™,50.  Une  partie  du  canal  est  creusée  sur  une  pente 
0",000  062  5  par  mètre,  et  l'autre  sur  une  pente  de  O^^^GOO  123  6.  Il  peut  fournir 
écoulement  à  un  volume  d'eau  de  2'",999  par  seconde. 

FiG.  3  et  4.—  Profil  de  la  partie  souterraine  de  l'aqueduc  qui  porte  les  eaux  à 
Montpellier. 

La  cunette*  tant  dans  la  partie  recouverte  par  des  dalles  que  dans  la  partie  voûtée , 
est  en  pierre  de  taille  refouillée  sur  32  centimètres  de  largeur,  et  27  centimètres  de 
hauteur  pour  former  le  canal  dans  lequel  l'eau  s'écoule. 

Les  pierres  s'assemblent  par  emboiture  à  ressaut ,  et  quoique  l'eau  ne  puisse  s'é- 
chapper que  par  ces  joints,  il  est  cependant  plus  difficile  de  s'opposer  aux  infiltrations, 
en  suivant  ce  mode  de  construction,  qu'en  formant  une  simple  maçonnerie  en  petits 
moellons,  recouverte  à  l'intérieur  par  un  enduit.  (Voyez,  pi.  II,  l'élévation  de  la  partie 
hors  de  terre  de  cet  aqueduc.  ) 

FiG.  5.  —  Profil  de  l'aqueduc  romain  d'Uzès  à  Nîmes. 

FiG.  6.  —  Profil  du  pont  du  Gard. 

On  désigne  ainsi  la  partie  de  l'aqueduc  de  Nimes  qui  traverse  la  vallée  profonde 
dans  laquelle  coule  le  Gardon. 

Ce  pont  est  composé  de.  trois  rangs  d'arcades  superposés. 

FiG.  7.  —  Elle  représente ,  sur  une  plus  grande  échelle,  le  déUil  de  la  construc- 
tion du  troisième  rang  et  du  canal  dans  lequel  les  eaux  coulaient.  On  y  voit  les  pare- 
ments en  moellon  esmillé  (a)  ;  les  deux  assises  en  pierre  de  taille  forment  plinthe  (b)  ; 
le  milieu  de  la  construction  en  maçonnerie  de  petits  moellons  et  mortier  (c)  ;  le  canal  (d), 
dont  le  fond  est  creusé  en  portion  de  cercle,  et  qui  est  en  partie  obstrué  par  les  dé- 
pôts ou  concrétions  pierreuses  {é);  enfin,  les  grandes  dalles  de  recouvrement  ( /*)• 

On  a  désigné  par  la  lettre  A  les  constructions  modernes  ajoutées  par  Pitot 

PLANCHE  U. 

Plan,  coupe  et  élévation  de  la  partie  de  l'aqueduc  de  Montpellier  supportée  par 
des  arcades,  à  son  extrémité,  du  côté  de  la  promenade  du  Peyrou. 

Cet  acqueduc  a  été  construit  en  1752  par  Pitot,  ingénieur  et  membre  de  l'Acadé- 
mie des  sciences. 
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Depuis  sou  origine,  à  Saint-Clément,  jusqu'au  Peyrou,  il  parcourt  uu  espace  de 
13,904  mètres,  dont  8,772  mètres  au-dessous  du  niveau  du  sol  et  4,752  au-dessus. 

Il  se  termine,  sur  une  longueur  de  880  mètres,  par  deux  rangs  d'arcades  super- 
posés. Le  premier  rang  est  formé  par  53  arches  de  8  mètres  d'ouverture  ;  l'épaisseur 
des  piles  est  de  quatre  mètres  ;  les  soubassements  varient  de  hauteur,  vu  l'inégalité 
du  terrain.  Le  second  rang  est  formé  par  135  arches  de  2"», 78  d'ouverture  ;  l'épais- 
seur des  piles  est  de  1"^,36  ;  la  hauteur  moyenne  deTaqueduc,  eu  arrivant  au  Peyrou, 
est  de  21^,68.  Le  canal  est  supporté,  dans  cette  partie,  par  trois  grandes  arches. 
L'ouverture  de  celle  du  milieu  est  de  19™,50  ;  celle  des  deux  autres  est  de  10  mètres. 

Ou  pebl  circuler  au-dessus  des  arcades  inférieures,  à  travers  des  ouvertures  cintrées, 
ménagées  dahs  réj[)aisseur  des  piles  du  rang  supérieur. 

De  noQlbreuses  Bltrations,  que  les  gelées  rendaient  désastreuses  jpour  la  conser- 
tàtiob  dé  ce  motiUméilt,  ont  engagé  l'administration  à  faire  irevêlir  eu  lames  dé  plomb 
le  canal  dans  lequel  l'eau  â'^coule. 

La  construction  de  Taqueduc  à  coûté  950,000  livres  environ. 

PLANCHE  m. 

FiG.  1.  —  Élévation  du  pont  à  siphon  de  Gênes,  dit  délie  Arcale^  qui  traverse  la 
vallée  du  torrent  Geivato,  portant  les  eaux  de  la  colline  de  Alollassana  à  celle  de 
Pino. 

On  a  supposé  éaiis  cette  élévation  qu'on  avait  enlevé  le  parapet,  afin  de  montrer  la 
conduite  qui  suit  la  courbure  du  pont,  sur  lequel  elle  est  couchée.  Son  embouchure 
se  trouve  dans  le  téservoirqui  termine  la  première  partie  de  l'aqueduc,  et  son  extré- 
mité dans  le  réservoir  qui  forme  Torigine  de  la  deuxièdie  jpartie  de  l'aqueduc. 

FiG.  2,  3,  4.  —  Détail  de  l'asseniblage  des  tuyaux  eii  foille^dé  fer. 

Le  tuyau  à  tubulure  À,  placé  dans  la  partie  inférieure  dé  la  conduite,  est  destiné  à 
donnel"  une  issue  aux  eaux,  lorsqu'on  veiit  vider  lé  siphon. 

Le  tuyau  à  tubulure  6,  placé  dans  la  partie  supérieure,  près  de  ^embouchure,  faci- 
lite l'introduction  de  l'eâii,  en  dbfaiianl  iiiié  issue  à  l'air. 

FiG.  5.  —  Plan  d'Uilë  plie. 

Fw.  6.  —  Profil  éil  travers  dé  l'aqbeduc. 

FiG.  7.  —  Appareil  de  Jâugë  pbiib  là  distribution  des  eaux  dans  l'iiitérieur  de  U 
ville  de  Gènes. 

A  caiial  dé  l'aqÙeduc. 

É  tuyau  de  jaiige. 

G  bassin. 

D  tuyau  en  plomb  qui  conduit  l'eâU  dâiis  la  uiaison  du  concessionnaire. 

Nous  allons  donner  à  cet  égard  quelques  détails  intéressants  extraits  d'un  mémoire 
rédigé  par  le  chevalier  Barabino,  architecte  hvdraulique  et  civil,  et  qui  uous  a  été 
conamuniqué  par  M.  Mallet,  ingénieur  eil  cLef  du  service  de  la  distribution  des  eaux 
de  rôurcq  à  Paris. 
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On  a  adopté  à  Gênes,  pour  unité  de  qicisiira,  V^^^^^^^u^^  ^^^^^^^  ^'^^  ^uy^u  de  cuivre 
jaune  fondu,  de  la  longueur  de  0™,10  et  du  diamètre  de  la  vingtième  partie  du  Palmo, 
qui  correspond  au  diamètre  de  0^,01338.  Cette  unité  est  appelée  bronzino  d'acqm, 
et  vulgairement  oncia  Sacqua, 

Ce  tuyau  est  formé  avec  un  rebord  à  une  de  ses  extrémités,  et  il  est  plombé 
dans  un  cube  en  marbre  de  (S^fiA  de  côté,  au  moyen  d*un  trou  qu'on  a  percé  dans 
son  centre,  comme  ou  voit  dans  la  fig.  7*  Le  cubç  en  marbre,^  avec  son  brm%ino  au 
centre,  est  scellé  dans  une  des  parois  de  Faqueduc  et  presque  sur  le  fond,  avec  son 
rebord  en  dehors.  Il  verse  continuellement  son  eau  dans  un  petit  bassin  dit  troglietto. 

Au  fond  de  ce  bassin  se  trouve  soudé  le  tuyau  de  conduite  en  plomb  ;  il  descend 
dans  la  rue  la  plus  voisine,  à  0^,40  de  profondeur  sous  le  pavé,  et  on  le  dirige  par  le 
plus  court  trajet,  et  le  long  des  rues,  à  la  maison  du  propriéuire  de  l'eau,  ou  au  ré- 
servoir auquel  Teau  est  destinée.  La  même  méthode  est  pratiquée  pour  les  fon- 
taines et  les  lavoirs  publics,  dans  lesquels  l'eau  se  verse  continuellement. 

Ce  réservoir  ou  bassin  en  plomb,  qui  ala  forme  d'un  cube  de  0'',50  à  0^,75  de  côté, 
est  placé  ordinairement  au  niveau  du  toit  de  la  maison.  Dans  la  partie  supérieure  est 
adapté  un  autre  tuyau,  appelé  spandente  (réservoir),  qui  porte  l'eau  dans  quelque  ci- 
terne, ou  chez  quelque  voisin,  tandis  qu'un  autre  tuyau  principal  est  attaché  presque 
sur  le  fond  du  même  bassin  et  porte  Veau,  par  autant  d'embranchements  particuliers, 
dans  presque  toutes  les  chambres  de  la  maison  et  particulièrement  dans  les  cuisines, 
lavoirs,  terrasses,  jardins,  latrines,  etc.,  l'extrémité  de  chaque  embranchement  étant 
pourvue  d'un  robinet  qu'on  ferme  et  ouvre  à  volonté. 

Il  n'y  a  point  de  prix  fixe  pour  l'unité  de  mesure  de  l'eau  ou  bronzino. 

La  première  vente  qui  en  a  été  faite  par  les  édiles,  aux  divers  particuliers,  se  rap- 
porte à  des  temps  antérieurs,  oà  ce  prix  était  très-bas,  et  aujourd'hui  ce  sont  les  par- 
ticuliers propriétaires  qui  les  vendent  à  d'autres  particuliers  au  prix  courant,  qui  varie 
de  800  k  1,800  francs,  suivant  les  localités,  dans  les  parois  de  l'aqueduc  ;  et  comme 
il  arrive  toujours  que  les  bronzini  inférieurs  se  trouvent  sous  une  moindre  pression 
d'eau,  ceux-ci  sont  naturellement  moins  chers,  et  il  n'est  pas  rare  qu'un  branzino 
dans  l'été  ne  fournisse  régulièrement  que  pendant  quelques  heures,  malgré  la  distri- 
bution alternative  qu'on  fait  dans  l'aqueduc,  et  dans  la  journée  même  où  le  tour  de  ce 
hronzino  tombe. 

Dès  que  les  propriétaires  des  bronzini  les  ont  achetés,  soit  la  première  fois  des 
édiles,  soit  de  quelque  particulier  qui  en  était  propriétaire,  le  bronzino  est  considéré 
comme  une  propriété  dont  le  maître  dispose  à  son  gré  ;  ainsi  le  bronzi^w  est  vendu  et 
revendu  comme  objet  de  commerce,  et  le  propriétaire  n'a  d'autre  dépense  à  faire  que 
celle  de  l'entretien  de  ses  tuyaux  en  plomb ,  depuis  le  bassin  troglietto^  qui  part  de 
l'aqueduc,  tandis  que  l'administration  des  édiles  est  chargée  des  dépenses  qui  re- 
gardent l'entretien  de  l'aqueduc,  depuis  sa  première  source  jusqu^à  la  dernière  de  ses 
branches . 
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152  DESCRIPTION  DES  PLANCHES. 

PLANCHE  IV. 

FiG.  i.  —  Coupe  longitudinale  d*un  tuyau  de  conduite  d*eau. 

M,  M,  M',  M'.  Tranche  infiniment  petite  du  courant. 

0.  Angle  formé  par  la  tangente  au  point  que  l'on  considère  avec  la  verticale. 

FiG.  2.  Coupe  longitudinale  d'une  conduite  d'eau  à  souterazi. 

R.  Réservoir  à  l'extrémité  de  la  première  partie  de  l'aqueduc. 

r'.  Réservoir  à  l'origine  de  la  deuxième  partie  de  Taqueduc. 

B.  B'.  Bassins  intermédiaires  placés  au  sommet  des  piles. 

La  distance  entre  les  piles  est  ordinairement  de  90  toises,  et  la  différence  entre 
les  niveaux  des  bassins  de  7  pouces. 

FiG.  3,  4.  —  Coupe  d'un  souterazi^  indiquant  la  forme  du  bassin,  l'arrivée  et  le 
départ  de  la  conduite,  le  coude  formé  dans  le  dé  inférieur. 

Fi6.  5,  6,  7.  —  Appareil  de  jauge  dont  chaque  ajutage  fournit  le  double  module 
d'eau  ou  20  mètres  en  vingt-quatre  heures. 

M.  de  Prony  a  proposé  cette  unité  de  mesure  des  eaux  courantes. 

FiG.  5.  —  Plan  de  Tappareil. 

R.  Réservoir  qui  environne  la  caisse  de  jaugeage  et  reçoit  l'eau  de  la  source. 

C.  Caisse  de  jaugeage  dont  un  des  bords,  de  0",017  d'épaisseur,  est  percé  de 
trous  de  0"»,020  de  diamètre,  dont  les  centres  sont  sur  une  ligne  pkcée  à  0",050 
en  contre-bas  du  niveau  constant  de  l'eau  dans  la  caisse. 

Fio.  6.  —  Coupe  de  l'appareil. 

Fio.  7.  —  Coupe  sur  une  plus  grande  échelle  de  la  paroi  dans  laquelle  sont  percés 
les  trous. 

FiG.  8.  —  Appareil  d'écoulement  k  niveau  constant. 

afeb.  Cuve  dont  on  veut  faire  écouler  l'eau  sans  que  le  niveau  supérieur  change. 

Cette  cuve  est  divisée  en  trois  parties,  E',  E,  E'',  par  deux  diaphragmes,  «r,  ul, 
dont  la  hauteur  est  un  peu  moindre  que  celle  du  niveau  qu'on  veut  conserver. 

F,  F.  Flotteurs  situés  dans  les  deux  caisses  latérales  E',  E''. 

Ces  deux  flotteurs  supportent  une  caisse  inférieure  G,  par  un  système  de  tringles 
p\q'. 

L'eau  qui  s'écoule  de  la  cuve  rstu,  par  l'un  des  orifices  t/,  «/,  est  reçue  dans  un 
tuyau  qui  la  conduit  dans  cette  caisse  G. 

Il  suit  de  cette  disposition  que  le  niveau  reste  constant  dans  la  cuve,  puisque  au- 
tant il  s'abaisse  par  la  perte  d'eau  que  fait  le  vase,  autant  il  s'élève  par  l'enfon- 
cement dû  à  la  charge  que  reçoivent  les  flotteurs. 

FiG.  9.  —  Plan  de  l'appareil  pour  le  jaugeage  des  eaux  d'un  ruisseau,  au  moyen 
d'un  barrage  à  pertuis  horizontal. 

V.  Vanne,  que  l'on  maintient  à  une  ouverture  fixe  et  calculée,  de  manière  que 
l'eau,  en  s'écoulant  par  l'orifice  horizontal  0,  demeure  à  une  hauteur  constante  en 
amont  du  barrage  B. 

FiG.  10.  —  Profil  du  même  appareil. 


Digitized  by 


Google 


r 


'  DESCRIPTION  DES  PLANCHES.  185 

PLANCHE  V. 

FiG.  1,2.—  Plan  et  profil  de  l'appareil  pour  le  jaugeage  à  pertuis  vertical. 

FiG.  3.  —  Tube  de  Pitot,  servant  à  déterminer  la  vitesse  d'un  courant. 

AG.  Coude  que  l'on  place  parallèlement  aux  filets  fluides. 

GD.  Colonne  d'eau  soutenue  dans  le  tube  par  l'impulsion  continue  de  la  masse  fluide 
en  mouvement. 

a.  Flotteur  dont  la  tige  est  graduée,  et  qui,  lorsque  le  tube  AB  n'est  pas  transpa- 
rent, sert  à  indiquer  la  hauteur  à  laquelle  l'eau  s'élève. 

FiG.  4,  5.  —  Plan  et  profil  d'un  déversoir  pratiqué  {dans  une  des  faces  d'un  bassin, 
pour  former  une  cascade. 

FiG.  6.  —  Pompe  aspirante. 

m,  m.  Cylindre  appelé  corps  de  pampe^  dans  lequel  se  meut  à  frottement  un  piston 
creux,  dont  l'ouverture  est  fermée  par  une  soupape  s  qui  s'ouvre  de  bas  en  haut. 

n,  n.  Autre  cylindre,  appelé  tuyau  d^aspiration^  réuni  au  premier  au  moyen  de 
brides  et  boulons.  On  place  dans  le  joint  une  rondelle  de  cuir  gras  pour  boucher  exac- 
tement les  petits  interstices  qui  pourraient  se  trouver  entre  les  parties  solides  des  deux 
collets. 

Une  soupape  S,  qui  s'ouvre  de  bas  en  haut,  est  ajustée  dans  une  cloison  plane,  à 
la  hauteur  de  la  jonction  du  corps  de  pompe  et  du  tuyau  d'aspiration. 

Ce  tuyau  est  évasé  par  le  bas  en  0,  pour  donner  à  l'eau  extérieure  une  entrée  plus 
facile.  On  a  soin  de  clore  cette  entrée  par  une  plaque  percée  d*un  grand  nombre  de 
trous,  ou  par  un  grillage,  afin  d'empêcher  que  les  ordures  ou  les  corps  solides  con- 
tenus dans  l'eau  du  résenoir  ne  s'élèvent  dans  le  tuyau  d'aspiration  et  n'obstruent  les 
deux  soupapes  Ss. 

FiG.  7.  —  Pompe  aspirante  et  foulante. 

m,  m.  Corps  de  pompe  dans  lequel  joue  un  piston  plein^  mû  par  une  tige  verticale. 

n,  n.  Tuyau  d'aspiration,  couvert  au  point  de  jonction  avec  le  corps  de  pompe  par 
une  soupape  S,  qui  s'ouvre  de  bas  en  haut. 

p,  p.  Tuyau  latéral  ou  d'ascension,  réuni  au  corps  de  pompe  par  une  tubulure  k 
bride,  et  fernié  à  son  orifice  par  une  soupape  «,  qui  s'ouvre  de  l'intérieur  à  l'extérieur, 
ou  du  côté  opposé  au  corps  de  pompe. 

FiG.  8,  9.  Profils  d'un  cylindre,  dont  la  capacité  est  divisée  par  un  piston  en  deux 
parties,  Tune  remplie  d'eau,  et  l'autre  pouvant  recevoir  de  la  vapeur  d'une  chaudière 
par  un  tuyau  qui  établit  la  communication. 

PLANCHE  VI. 

FiG.  1,2.  —  Prise  d'eau  au  moyen  d'un  tuyau  recourbé  fermé  par  une  bonde. 

a.  Réservoir. 

b.  Puisard  circulaire  de  prise  d'eau. 

c.  Aqueduc. 

2*  p.  20 
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154  DESCRIPTION  DES  PLANCHES* 

e.  Tuyau  de  fonte  de  fer,  recourbé  à  angle  droit,  et  incrusté  dans  le  massif  de  ma- 
çonnerie du  puisard. 

Ce  tuyau  a  25  centimètres  de  diamètre,  et  18  millimètres  d'épaisseur.  Les  deux 
branches  se  raccordent  par  un  quart  de  circonférence  de  70  centimètres  de  rayon. 

La  branche  extérieure  a  60  centimètres  de  long;  elle  s'élève  verticalement  de 
20  centimètres  au-dessus  du  fond  du  réservoir,  afin  de  prévenir,  par  cette  disposition, 
rentrée  dans  le  puisard  des  matières  pesantes  que  le  courant  pourrait  y  entraîner. 

La  surface  intérieure  de  l'orifice  vertical  est  dressée  en  forme  de  cône  tronqué,  pour 
recevoir  Textrémité  de  la  bonde  en  fer  de  même  forme,  au  moyen  de  laquelle  cet  ori- 
fice est  tenu,  à  volonté,  ouvert  ou  fermé. 

Cette  bonde  \  est  composée  d'un  tuyau  de  cuivre  laminé,  monté  sur  un  châssis 
de  trois  barreaux  de  fer  verticaux,  assemblés  à  leurs  extrémités  dans  des  croisillons 
de  même  métal. 

Des  barreaux  de  fer  -s'élèvent  au-dessus  du  croisillon  supérieur,  eu  s'inclinant  les 
uns  sur  les  autres,  et  présentent  ainsi  les  trois  arêtes  d'une  pyramide  triangulaire, 
qui  se  réunissent,  k  leur  sommet,  dans  une  portion  d'aimeau  de  fer  forgé. 

On  ^  manœuvre  cette  bonde  par  une  chaîne  de  fer,  qui  est  fixée  au  centre  du  croi- 
sillon supérieur,  et  qui  forme  Taxe  matériel  de  la  pyramide  mentionnée  ci-dessus. 

Cette  chaîne  s'enroule  dans  une  gorge  circulaire  adaptée  à  l'extrémité  du  levier  g, 
qui  a  son  axe  de  rotation  au  centre  même  de  cet  arc  de  cercle. 

Le  bras  de  levier,  à  Taide  duquel  la  bonde  est  manœuvrée,  est  introduit  dans  l'in- 
térieur du  regard  par  une  embrasure  pratiquée  à  cet  effet  dans  le  mur  circulaire  de  ce 
regard. 

FiG.  3,  4.  —  Prise  d'eau  au  moyen  d'un  siphon. 

r,  r.  Robinets  d'arrêt  que  l'on  ferme  pour  amorcer  le  siphon. 

^  Tubulure  qui  sert  à  remplir  le  siphon. 

V.  Tuyau-ventouse  destiné  à  donner  une  issue  à  l'air  de  la  conduite,  lorsqu'on  y  in- 
troduit l'eau. 

La  différence  de  niveau  entre  les  extrémités  des  deux  branches  verticales  du  siphon 
est  de  30  centimètres. 

Pour  amorcer  le  siphou,  on  ferme  les  deux  robinets  d'arrêt  placés  \  ses  extrémités, 
et,  au  lieu  de  faire  le  vide,  on  le  remplit  d'eau  par  l'ouverture  pratiquée  dans  la  partie 
supérieure;  on  ferme  cette  ouverture;  on  débouche  ensuite  les  deux  extrémités  en  ou- 
vrant les  robinets,  etTécoulement  s'établit. 

PLANCHE  Vn. 

FiG.  1,2.  — Dessin  d'une  prise  d^eau  au  moyen  d'une  tubulure. 

C.  Conduite  principale  alimentairt. 

T.  Tubulure  à  bride,  ayant  le  même  diamètre  que  le  branchement. 
B.  Robinet  d'arrêt  sur  la  conduite  secondairt  ou  branobemetit. 

D.  Branchement. 
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E,  E,  E,  E.  Murs  du  regard  renfermant  le  robinet  de  prise  d'eau. 

F,  F.  Châssis  en  pierre  qui  couvre  le  regard. 

6,  G.  Châssis  et  tampon  eu  fonte  pour  la  fermeture  du  regard. 

Fio,  3,  4,  5.  —  Dessin  d'une  prise  d*eau  à  collier,  au  moyeu  d'un  percement. 

A.  Conduite  sur  laquelle  est  fait  le  percement. 

B.  Tuyau  de  plomb  de  prise  d'eau,  à  l'extrémité  duquel  on  forme  un  rebord  qu'on 
applique  contre  la  conduite  principale,  après  avoir  interposé  un  cuir  gras. 

C.  Collier  de  fer  en  deux  parties  demi-circulaires,  portant  chacune  deux  oreilles  per- 
cées d'un  trou  pour  placer  une  vis  D.  Ce  collier  est  pénétré  par  le  tuyau  de  plomb, 
dont  il  presse  le  rebord  contre  la  paroi  de  la  conduite,  lorsqu'on  tourne  la  vis  et  qu'on 
rapproche  les  deux  parties  de  collier. 

FiG.  6.  —  Prise  d'eau  à  vis. 

A.  Conduite  sur  laquelle  est  fait  le  branchement. 

B.  Tuyau  de  prise  d'eau.  Il  est  en  fer,  et  porte  à  son  extrémité  on  pas  de  vis  qu'on 
fait  tourner  dans  l'écrou  formé  sur  l'épaisseur  du  tuyau  de  fonte,  au  point  où  l'on  a 
ménagé  un  renfort. 

C.  Prolongement  en  plomb  du  tuyau  de  prise  d'eau. 

D.  Nœud  de  soudure  formant  l'assemblage  des  deux  tuyaux. 

FiG»  7.  —  Instrument  propre  k  mesurer  les  différences  de  pression  que  l'eau  exerce 
sur  les  parois  de  deux  conduites  qui  se  pénètrent. 

Cet  instrument  se  compose  d'un  tube  recourbé,  dont  les  deux  branches  aa  sont 
graduées.  On  les  fait  communiquer  avec  l'intérieur  des  deux  conduites,  au  moyen  de 
tubes  en  plomb  bc.  L'eau  pénètre  dans  ces  tubes  et  se  rend  dans  l'instrument,  en 
comprimant  l'air  qu'il  renferme.  Un  petit  trou  percé  au  sommet,  et  recouvert  par  une 
tige  d,  qui  tourne  dans  un  écrou,  permet  de  faire  sortir  un  peu  d'air,  s^il  est  nécessaire, 
pour  que  l'eau  paraisse  dans  les  deux  branches  graduées  et  que  les  lignes  de  niveau 
soient  visibles  à  travers  le  verre. 

L'instrument  est  porté  par  un  pied  de  graphomètre  e,  et  ou  le  place  de  manière  que 
les  divisions  correspondantes  des  deux  tubes  soient  sur  une  même  ligne  de  niveau. 

Un  robinet  est  placé  sur  chaque  conduite,  au  delà  de  la  réunion  avec  le  tube  en 
plomb,  afin  de  faire  varier  la  vitesse,  et,  par  suite,  les  pressions  contre  les  parois.  La 
différence  de  ces  pressions  est  mesurée  par  les  différences  des  hauteurs  du  niveau  de 
l'eau  dans  les  deux  branches  de  l'instrument. 

FiQ.  8  et  9.  —  La  conduite  alimentaire  a  verse  ses  eaux  dans  un  vase  cylindrique 
bf  dont  la  paroi  verticale  est  percée  de  Alx  trous  circulaires  de  même  diamètre,  et 
placés  à  la  même  hauteur. 

L'eau  qui  s'écoule  par  l'un  des  orifices  tombe  dans  un  seQoftd  vase  c,  qui  reçoit,  p9r 
conséquent,  le  l/10«du  produit  total.  Ce  second  vase  laisse  également  Teau  s'échapper 
par  dix  orifices,  et  le  produit  de  l'un  d'eux,  ou  le  1/100«  du  produit  total,  est  recueilli 
dans  un  troisième  vase  d. 

Enfin,  ce  vase  est  percé  de  da  orifices  dont  chacun  débite  le  1/1 ,000®  du  produit  de 
la  conduite  alimentaire. 
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Cette  fractiou  est  reçue  dans  un  réservoir  e,  hermétiquement  fermé. 

Un  flotteur  f  est  attaché  à  un  fil  qui  s'enroule  sur  une  poulie,  et  porte  k  l'autre  ex- 
trémité un  contre-poids  garni  d'une  pointe  horizontale. 

Ce  contre-poids  se  meut,  à  mesure  que  Teau  monte  dans  le  réservoir,  le  long  d'une 
échelle  graduée  dont  les  divisions  indiquent  les  volumes  d'eau  reçue  correspondants 
aux  différentes  hauteurs  du  flotteur;  l'inspection  de  la  pointe  suffit  par  conséquent  pour 
faire  connaître  à  chaque  instant  le  produit  de  l'écoulement  par  la  conduite  alimentaire. 

PLANCHE  Vin. 

Cette  planche  présente  le  plan  de  la  distribution  de  4,000  pouces  d'eau  de  l'Ourcq 
aux  différentes  fontaines  existantes,  ou  que  Ton  se  propose  d'établir  dans  l'intérieur 
de  Paris. 

Ou  a  suivi  le  système  proposé  en  1810  par  M.  Girard,  et  qui  consiste  à  dériver, 
soit  du  bassin  de  La  Villette,  soit  de  l'aqueduc  de  ceinture  qui,  partant  de  ce  bassin, 
et  se  soutenant  à  la  même  hauteur,  contourne  la  partie  septentrionale  de  Paris  jusqu'à 
la  plaine  de  Monceaux,  le  volume  d'eau  que  l'on  destine  à  chaque  fontaine,,  et  à  l'y 
porter  par  une  conduite  particulière. 

Le  bassin  inférieur  de  la  fontaine,  ou  château  d'eau,  devient  une  cuvette  de  dis- 
tribution pour  le  service  des  bornes  d'arrosemeut  établies  dans  les  rues  environnantes; 
et  lorsque  les  points  euhninauts  de  ces  rues  se  trouvent  placés  à  une  distance  trop 
considérable,  on  forme  des  branchements  sur  la  conduite  alimentaire. 

Nous  avons  placé  sur  un  plan  de  grande  dimension  toutes  ces  conduites  secon- 
daires, de  manière  qu'il  y  eût, une  bouche  d'eau  à  chaque  point  culminant  de  rue. 

Il  en  est  résulté  qu'il  fallait  955  bornes-fontaines,  dont  214  sont  déjà  posées,  pour 
arroser  le  sol  de  Paris. 

Quant  aux  diamètres  des  conduites  principales,  on  les  a  déterminés  après  avoir  évalué 
le  volume  d'eau  qui  doit  alimenter  chaque  fontaine,  la  longueur  de  la  conduite  et  la 
différence  de  niveau  entre  les  deux  points  extrêmes,  d'où  résulte  la  charge  motrice. 

M.  Girard  avait  proposé  de  renfermer  les  conduites  sous  des  galeries  voûtées,  de- 
puis leur  origine  jusqu'à  leur  extrémité  inférieure,  en  profitant  de  tous  les  anciens 
égouts  où  elles  pourraient  être  placées  sans  inconvénient. 

Deux  galeries,  susceptibles  de  contenir  quatre  conduites,  ont  été  construites  d'a- 
près ce  système;  mais  nous  pensons  qu'il  doit  être  abandonné,  parce  qu'il  entraînerait 
dans  de  trop  grandes  dépenses,  et  que  l'on  doit  se  contenter  de  poser  les  conduites 
sous  terre,  en  assemblant  les  tuyaux  par  emboîtement.  Nous  n'en  admettrons  qu'aux 
prises  d'eau  et  dans  les  parties  où  le  sol  naturel  est  plus  élevé  que  les  eaux  dans  le 
bassin  de  La  Yillette  ou  dans  l'aqueduc  de  ceinture. 

Le  montant  des  dépenses  faites  peut  s'élever  à.    .    9,500,000^00 
Celles  restant  à  faire  à 5,500,000  00 

ToUl.    .    .  15,000,000  00 
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PLANCHE  IX, 


RENSEIGNEMENTS  SUR  LES  DIVERSES   ESPÈCES   DE  TUYAUX  EMPLOYÉS 
POUR  LA   CONDUITE  DES   EAUX.  — ROBINETS  tLOTTEURS. 

FiG.  1 ,  2»  5,  4  et  5.  —  Tuyaux  en  bois  naturel. 

Il  y  a  trois  modes  d'assemblage  pour  les  tuyaux  en  bois  naturel  :  le  premier  (fig.  1), 
généralement  employé,  consiste  à  agrandir  le  diamètre  intérieur  a  du  tuyau  en  forme 
de  cône,  et  à  (diminuer  le  diamètre  extérieur  du  tuyau  6,  également  en  cône,  pour  le 
faire  entrer  dans  celui  a.  On  consolide  le  tuyau  a  par  une  frette  en  fer  c,  en  même 
temps  qu'on  calfate  les  joints  des  deux  cônes  avec  de  la  filasse  goudronnée. 

Le  second  assemblage  s'opère  en  introduisant  dans  les  tuyaux  aeib  (fig.  2)  une 
virole  en  ferp,  d'un  diamètre  moyeu  entre  celui  intérieur  et  celui  extérieur  du  tuyau. 

Le  troisième  assemblage  (fig.  3)  a  lieu  par  une  embotture  cylindrique  à  mi-bois. 

La  fig.  4  représente  la  virole  ou  bague  d  dans  son  état  primitif,  en  plan  et  en 
coupe. 

La  fig.  5  la  fait  voir  toute  préparée.  A  partir  de  la  saillie  e^  l'anneau  s'amincit  en 
fonne  de  cône,  de  façon  que  les  bords  deviennent  tranchants. 

FiG.  6,  7  et  8.  —  Tuyaux  en  pierre  factice  ou  ciment. 

La  fig.  6  représente  un  tuyau  fabriqué  d'avance  et  portant  une  embotture  k  ressaut, 
que  l'on  scelle  avec  du  ciment. 

Les  fig.  7  et  8  représentent  le  plan  et  la  coupe  de  tuyaux  de  conduites  faites  sur 
place,  soit  en  formant  le  passage  de  l'eau  au  centre  du  ciment  avec  un  noyau  cylin- 
drique, du  diamètre  donné,  soit  après  avoir  établi  le  fond  etles  côtés  en  ciment,  en  re- 
couvrant le  dessus  de  grandes  dalles,  tuiles,  etc.,  recouvertes  d'une  couche  de  ciment. 

FiG.  9  et  10.  —  Robinet  flotteur. 

g.  Robinet  d'arrêt  horizontal  placé  à  l'extrémité  d'une  conduite  qui  verse  ses  eaux 
dans  un  réservoir. 

h.  Flotteur  fixé  au  carré  du  robinet,  au  moyen  d'une  tige  en  fer,  pour  le  faire  ouvrir 
ou  fermer,  suivant  que  le  niveau  de  l'eau  s'abaisse  ou  s'élève. 

i.  Réservoir  sur  lequel  est  fixé  le  robinet. 

Au  lieu  de  terminer  la  conduite  par  un  robinet,  on  peut  placer  une  soupape  (fig.  10), 
qui,  également  mue  par  un  flotteur,  diminue  ou  augmente  la  grandeur  de  l'orifice, 
et  par  conséquent  le  produit  de  l'écoulement. 

PLANCHE  X. 

Les  réservoirs  de  la  rue  Saint-Victor  sont  destinés  à  fournir  de  l'eau,  soit  au  quar« 
tiér  Saint-Marcel,  pour  le  service  de  la  distribution;  soit  à  l'Entrepôt  des  vins,  en  cas 
d'incendie. 

Ils  sont  [alimentés  par  une*  conduite  de  4,750  mètres  de  longueur,  et  25  centi- 
mètres de  diamètre,  qui  prend  son  origine  dans  le  regard  construit  en  tête  de  la  galerie 
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/ 
Saiut-LaureiU,  et  reçoit  les  eaux  du  bassin  de  la  Villette  au  moyeu  de  Taqueduc  de 

ceinture. 

La  difTérence  de  niveau  entre  la  surface  de  Teau  dans  le  bassin  de  la  Villette  et  la 
tablette  de  couronnement  des  réservoirs  est  de  3"*,95  centimètres. 
Cette  conduite  fournit  environ  70  pouces. 

Les  réservoirs  ont  4  mètres  de  profondeur,  et  peuvent  contenir  ensemble  6000  ki- 
lolitres  d'eau. 
Ils  ont  coûté,  savoir  : 
Maçonnerie  des  bassins  et  partie  du  regard  contenant  le 

système  hydraulique 95,876',58 

Galerie  d'entrée 23,114,06 

Fourniture  de  tuyaux  de  fonte  pour  les  différentes  conduites 
posées  dans  le  regard  et  dans  la  rue  Saint-Victor,  sur 

une  longueur  de  30  mètres 41,522,40 

Fontainerie  et  plomberie ,  non  compris  la  fourniture  des 

robinets 12,921,58 

Six  robinets  à  vanne 6,000,00 

Un  robinet  à  coin 1,500,00 

Total 150,934,62 

A.  Robinet  d'arrêt,  de  0^,25  de  diamètre,  sur  la  conduite  d'arrivée,  pour  alimenter 
le  réservoir  destiné  au  service  public. 

B.  Robinet  d*arrét  de  0^^,25  de  diamètre,  sur  la  conduite  d'arrivée,  pour  alimenter 
le  réservoir  destiné  au  service  de  l'Entrepôt  des  vins. 

G.  Robinet  de  prise  d'eau  sur  la  conduite  de  distribution  dans  le  quartier  Sainte 
Marcel. 

D.  Robinet  de  prise  d'eau  sur  la  conduite  de  l'Entrepôt  des  vins. 

EE.  Deux  robinets  destinés  à  alimenter  les  conduites  de  distribution  de  rEntrepôt, 
sans  le  secours  des  réservoirs,  en  fermant  les  robinets  ABCD. 

F.  Robinet  qui  sert  à  faire  entrer  Teau  du  réservoir  destiné  au  service  public  dans 
la  conduite  de  l'Entrepôt,  en  fermant  les  robinets  ABDEE,  et  réciproquement  à  faire 
entrer  l'eau  du  réservoir  destiné  à  l'Entrepôt  dans  la  conduite  de  distribution,  en 
fermant  les  robinets  ABGEË. 

GG.  Deux  robinets  d'arrêt,  qui  servent  à  mettre  en  décharge  l'un  ou  l'autre  des 
réservoirs. 

H.  Conduite  de  décharge. 

PLANCHE  XI. 

GERBE  d'eau   DU   PAtAIS-ROTAL. 

La  conduite  qui  alimente  la  gerbe  d'eau  dn  Palais-Royal  part  du  regard  construit  en 
tète  de  la  galerie  des  Martyrs,  et  parcourt  cette  galerie  jusipi'iu  grand  égout.  Elle 
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remonte  ensuiu  légoui  Montmartre  jusqu'à  la  hauteur  de  la  rue  du  Mail»  passe  dans 
le  nouvel  aqueduc  construit  sous  les  mes  du  Mail,  des  Petits-Pères  et  Neuve-des« 
Petits-Charaps,  Jusqu'au  perron  du  Palais-Royal,  et  se  retourne  successivenaent  dans 
Tégout  de  la  rue  Montpensier  et  dans  celui  du  jardin  du  Palais-Royal,  jusque  sous  le 
bassin. 

La  longueur  totale  est  de 2661", 

Le  diamètre  de 0"»,26 

La  différence  de  niveau  entre  la  surface  de  l'eau,  dans  Taqueduc  de  ceinture  et  le 
dessus  de  lacrapaudine  de  la  gerbe  d'eau,  est  de  17"*,09. 

Le  volume  d'eau  qui  s'écoule  en  vingt-quatre  heures,  de  85  pouces  environ. 

Le  bassin  a  25^,00  de  diamètre,  et  0"',45  de  profondeur  en  contre>bas  de  Taréte 
intérieure  de  la  bordure. 

Le  fond  se  compose  :  !•  d'une  couche  de  glaise  de  0"',20  d'épaisseur  posée  sur  le 
terrain  naturel  ;  2<*  d'un  lit  de  caillou  et  de  gravier  de  0™,05  d'épaisseur  ;  3®  d'un 
massif  en  maçonnerie  de  meulière,  avec  mortier  de  chaux  et  sable,  de  0"^,80  d'épais- 
seur; 4®  enfin  d'une  chape  en  béton  de  0",05  d'épaisseur,  recouverte  d'un  enduit  eu 
mortier  de  ciment  de  même  épaisseur. 

Un  cours  de  dalles  de  1  mètre  de  largeur  et  20  centimètres  d'épaisseur  règne  sous 
la  bordure,  qui  est  faite  en  deux  assises  de  0^,45  de  largeur,  et  43  centimètres  de 
hauteur. 

Lacrapaudine,  ou  champignon  du  centre,  est  en  cuivre,  et  pèse  160  kilogrammes. 

La  bonde  du  trop-plein  est  également  en  cuivre,  du  poids  de  40  kilogrammes. 

Cette  bonde  est  posée  sur  le  tuyau  de  décharge  du  fond,  et  couverte  par  une  grille 
à  barreaux  de  fer,  du  poids  de  100  kilogrammes. 

La  construction  du  bassin  a  coûté.     .......    33,{64f,00 

La  crapaudine  et  la  bonde  du  trop-plein 1,260,36 

La  galerie  souterraine,  300^00  le  mètre  courant. 

a.  Crapaudine  ou  champignon. 

b.  Conduite  alimentaire. 

t.  Tuyau  pour  le  trop-plein  et  pour  vider  le  fond  du  bassin. 

r.  Robinet  d'arrêt  du  diamètre  de  la  conduite  alimentaire. 

e.  Trou  de  service  pour  descendre  dans  la  galerie  souterraine. 

PLANCHES  XII  ET  XHI. 

FONTAINES  DE  LÀ  PLACE  ROYALE. 

La  conduite  qui  alimente  les  quatre  fontaines  de  la  Place-Royale  est  branchée  sur 
celle  des  réservoirs  Saint-^Yictor.  Elle  a  26  centimètres  de  diamètre.  Dans  un  regard 
placé  à  l'entrée  de  la  place,  elle  se  divise  en  deux  branches  de  162  millimàtreA  d# 
diamètre  Jusqu'à  la  première  fontaine,  et  0"^,i08  jusqu'à  la  deuxième.  Onleuradountf 
une  légère  inclinaison,  afin  de  pouvoir  les  mettre  en  décharge,  . 
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Chaque  branchemeiit  porte  k  son  origine  un  robinet  de  0>»>108  millimètres  d'où- 
verture»  et  une  décharge  qui  jette  les  eaux  dans  la  galerie  qui  renferme  la  conduite 
alimentaire. 

Un  autre  robinet  de  même  ouverture  est  placé  sous  chaque  fontaine  dans  un  regard, 
pour  intercepter  à  volonté  Técoulemeut  de  Veau,  et  mettre  en  décharge  la  colonne 

montante. 

Enfin,  une  conduite  de  décharge  règne  parallèlement  aux  deux  branches  qui  abou- 
tissent aux  fontaines,  et  reçoit  les  eaux  qui  tombent  des  vasques  dans  le  bassin  inférieur. 
L'ouverture  des  robinets  est  réglée  de  mauière  à  ce  que  le  volume  d'eau  qui  s'écoule 
en  vingt-quatre  heures  à  chaque  fontaine  soit  de  6  à  7  pouces  environ. 

La  dépense  pour  la  construction  des  quatre  fontaines  peut  être  évaluée  à  68,000  fr.; 
savoir  : 

Construction  du  regard,  des  massifs  sous  les  bassins,  etc.     .    20,000',00 
Fourniture  et  pose  des  vasques  et  des  bassins  en  lave  d'Au- 
vergne, dite  pierre  de  Volvic 36,000  ,00 

Achat  de  tuyaux  en  fonte  pour  les  branchements,  à  partir  de 

la  conduite  alimentaire,  et  les  décharges 4,500 ,00 

Pose  des  tuyaux  et  ouvrages  de  fontainerie.    ,    .    .    »    .      7,500 ,00 

Total.    . 68,000 ,00 

LÉGENDE. 

a.  Conduite  alimentaire. 

b.  2  robinets  de  prise  d'eau  sur  les  branchements  qui  portent  Teau  aux  quatre 
fontaines. 

c.  Robinet  de  décharge  d'un  branchement. 

d.  Colonne  montante. 

e.  Robinet  d'arrêt  qui  sert  à  régler  l'écoulement  de  chaque  fontaine. 

f.  Robinet  de  décharge  de  la  colonne  ascendante. 

g.  Conduite  de  décharge  pour  le  trop-plein  et  le  fond  du  bassin, 
h.  Entrée  du  regard. 

PLANCHE  XIV,  XV,  XVI. 

GHATEAU  d'eau  DE  BOIIDI. 

La  conduite  qui  alimente  le  château  d'eau  de  Bondi  part  du  regard  en  tête  de  la 
galerie  Saint-Laurent,  parcourt  cette  galerie,  et  se  retourne  ensuite  dans  le  grand 
égout,  qu'elle  suit  jusqu'à  la  rencontre  de  la  galerie  du  château  d'eau. 

La  longueur  de  la  conduite  est  de 1,329">       0 

Sondiamètrede ®      ^•'^^• 

La  différence  de  niveau  entre  la  surface  de  l'eau,  dans  le  bas- 
sin de  La  Valette,  et  l'orifice  de  la  conduite  de  la  colonne  mon- 

tante f    243 

Le  volume  d'eau  qui  s'écoule  en  vingtrquatre  heures.    .    .    .       135  pouces 
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La  dépense  de  constrnction  du  château  d'eau,  non  compris  l'établissement  de  la 
conduite^  peut  s'élever  h  la  somme  de  360,000  fr.  environ  ;  savoir  : 

Terrassemenls 10,602',28 

Maçonnerie 455,500,98 

Charpente •     .  18,073 ,79 

Serrurerie 2,500,50 

Pavage ,     .     .     .  8,377,89 

Fourniture  et  confection  de  divers  objets  en  fonte,  tels  qtte 

lions,  vasques,  colonnes,  mascarons,  etc 41,266  ,98 

Pontainerîe  et  plomberie 12,616  ^0 

Peinture 201 ,40 

Total.     .    .    249,138,93 

LtelMDt. 

a.  Conduite  alimentaire. 

b.  Robinet  d'arrêt  pour  régler  l'écoulement  de  la  colonne  ascendante. 
e.  Quatre  cohduites  qui  alimentent  les  huit  lions. 

d.  Quatre  robinets  d'arrêt  k  Forigine  des  conduites  qui  aliméntèilt  les  huit  liottl 

e.  Quatre  robinets  de  décharge  sur  ces  mêmes  conduites. 

f.  Ventouse. 

g.  Tuyau  de  décharge  du  trop-plein. 

h.  Tuyau  de  décharge  du  fond  du  bassin. 

I.  Robinet  d'arrêt  sur  la  conduite  de  déchargé  du  foiid. 

k.  Tuyaux  qui  alimentent  les  deux  mascarons  de  la  rue  de  Bondi. 

I.  Deux  robinets  d'arrêt  pour  régler  l'écoulement  des  deux  mascarons. 

PLANCHE  XVn. 

FONTAinE  GAILLOM. 

Cette  fontaine  offre  l'exemple  d'une  distribution  d'eau  à  domicile,  au  moyen  d'une 
cuvette  de  jauge,  qui  alimente  les  conduites  des  conceisiondaires. 

FiG.  1 .  —  Plan  de  la  fontaine  et  du  regard,  contenant  la  cuvette  de  concession  et 
le  réservoir  alimentaire. 

Fio.  2.  —  Élévation  générale  de  la  fontaine  et  de  la  façade  de  la  maison  contre  la- 
quelle elle  est  adossée. 

Fio.  3.  —  Coupe  indiquant  la  manière  dont  les  eaux  sont  distribuées. 

Fi6.  4,  5.  •—  Plan  et  coupe  sur  une  plus  grande  échelle  de  la  cuvette  de  concession. 

La  cuvette  de  concession  M  est  composée  de  trois  parties,  a,  6,  c,  séparées  par  des 
cloisons. 

La  première  partie,  a,  reçoit  les  eaux  portées  par  la  conduite  d.  Ces  eaux  coulent 
dans  la  deuxième  partie  fr,  par  des  orifices  circulaires  percés  dans  la  cloison  transver- 
sale ;  elles  doivent  s  y  maintenir  à  un  niveau  constant,  fixé  k  7  lignes  au-dessus  du 
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centre  des  orifices  percés  dans  la  cloison  qui  sépare  la  deuxième  partie  de  la  troi- 
sième. Pour  cela,  on  a  posé  un  tuyau  de  trop-plein  e,  dont  Torifice  supérieur  corres- 
pond à  ce  niveau,  et  qui  porte  dans  le  réservoir  N  Texcédant  des  eaux  fournies  par  la 
conduite  principale  sur  le  volume  destiné  aux  concessionnaires. 

Dans  cette  deuxième  partie,  il  existe  également  une  cloison  x,  qu'on  appelle  dot- 
son  de  calme,  parce  qu'elle  a  pour  objet  d*empécher  la  fluctuation  de  Teau,  en  la  for- 
çant à  passer  par  des  ouvertures  ménagées  à  la  jonction,  avec  le  fond  du  réservoir. 

La  troisième  partie  b  est  divisée  en  autant  de  compartiments,  1-2-3-4,  etc.,  qu*il 
y  a  de  concessionnaires. 

La  quantité  d'eau  qui  coule  dans  chacun  d'eux  dépend  de  la  grandeur  de  ToriGce 
percé  dans  la  cloison  qui  sépare  la  deuxième  partie  de  la  troisième,  dont  le  diamètre 
ie,  fixe  en  raison  de  la  quantité  d'eau  concédée.  Elle  est  ensuite  portée  par  un  bran- 
chement particulier  dans  la  maison  d'habitation. 

Le  réservoir  N  reçoit,  ainsi  qu'il  a  été  dit  ci-dessus,  le  trop-plein  du  réservoir  de 
concession  ;  mais  il  peut  aussi  être  alimenté  par  une  conduite  f,  branchée  sur  la  con- 
duite principale.  Ce  branchement  porte  à  son  extrémité  un  robinet  flotteur,  qui  di- 
minue l'orifice  d'écoulement  à  mesure  que  les  eaux  s'élèvent  dans  le  réservoir,  et  le 
ferme  entièrement  lorsque  le  réservoir  est  plein. 

Un  tuyau  g  conduit  les  eaux  de  ce  réservoir  au  dauphin  qui  domine  la  vasque  supé- 
rieure ;  de  là  elles  retombent  dans  la  grande  vasque,  et  se  rendent,  par  le  tuyau  A,  à 
une  borne-fontaine  destinée  à  l'usage  du  public. 

Cette  fontaine,  qui  se  distingue  par  Télégance  de  ses  proportions  et  la  richesse  de 
ses  ornements,  a  été  construite  d'après  les  dessins  et  sous  la  direction  de  M.  Yisconti, 
architecte. 

PLANCHE  XVUI. 

Cette  planche  représente  les  dessins  de  plusieurs  fontaines  de  Paris,  qui,  par  la 
simplicité  de  leurs  formes,  nous  ont  paru  susceptibles  d'être  offertes  comme  modèle. 

PLANCHE  XIX. 
Filtres  divers  dont  l'explication  est  donnée  dans  le  texte. 

PLANCHES  XX,  XXI,  XXII. 

Nous  empruntons  à  l'ouvrage  de  M.  Eck  [Traité  de  VappUeaiion  du  fer,  de  la  fonte 
et  de  la  tôle  dans  les  constructions  civiles,  ùidustrielles  et  militaires*)  trois  planches 
représentant  quelques-unes  des  fontaines  les  plus  élégantes  construites  à  Paris  depuis 
la  publication  de  l'ouvrage  de  Genieys.  Ce  sont  des  types  qu'on  pourra  consulter  avec 
Irnit,  sous  le  rapport  de  la  grâce  et  de  la  richesse  de  l'ornementation. 

Nous  extrayons  textuellement  du  même  Traité  les  détails  suivants  relatifs  à  la  dé- 
pense de  ces  fontaines. 

*  Carilian-Gœary  et  V*"  Daimont,  éditeurs.  i 


Digitized  by 


Google 


DESCRIPTION  DES  PLANCHES.  165 

FOMTAINES  DE  LA  PLAGE  DE  LA  CONCORDE  (m.  HITTORFF,  ARCHITECrE) . 

L«  poids  d*une  foataiue  est  de  31707^%02^qui,  k  raison  de  1  fr.20 

lekilog.,  y  compris  la  peinture  en  couleur  de  bronze  ^  font 57,569^50 

La  fonte  pour  chacune  des  six  grandes  figures  assises  a  coûté 

3,000rr,,  ci 18,000,00 

Pour  chacun  des  trois  Tritons  et  des  trois  Néréides,  2500  fr.,  ci. .  .  45,000,00 

Pour  chacun  des  trois  Génies  debout,  1500  fr.,  ci 4,500,00 

La  dorure  :  100  mètres  superficiels,  à  45  fr.  le  mètre,  ci 4,500,00 

Total  pour  une  fontaine 79,569,00 

Dont  à  déduire  12  fr.  035  pour  100  de  rabais  soumissionné,  ci.  •  .       9,576,18 

Ci,  pour  une  fontaine,  prix  net  * 69,993,32 

Nota,  Dans  son  mémoire ,  M.  Muel  établit  le  poids  de 

la  fonte  de  chaque  fontaine  è 52,815^11 

au  lieu  de • 31,307\92 

portésaudevis.— Différence  en  plus 21,507,19 

Mais  un  article  du  cahier  des  charges  ayant  prévu  le  cas  de  cette  augmentation,  par 
suite  d'épaisseurs  plus  fortes  que  celles  annoncées  et  données  aux  pièces,  l'adjudica- 
taire n'a  eu  droit  à  aucune  indemnité,  sauf  le  cas  oiliil  s'est  trouvé  d'avoir  eu  à  faire 
des  fournitures  supplémentaires  imprévues  ;  d'où  il  suit,  en  définitive,  que  le  poids  total 
de  fonte  pour  ces  deux  fontaines  monumenules  est  de  62613*^,84,  qui,  à  raison  du  ra- 
bais de  12  fr.  35  pour  100,  et  eu  égard  à  la  somme  de  70,200  fr.  dépensée  pour  frais 
de  modèle,  ont  coûté  210,186  fr.  64. 

FONTAHOES  DES  CHAMPS-ÉLTSÉES  (if.  HTnORFF,  ARCffiTECTE). 

Le  poids  de  la  fontaine  de  Vénus  ^  (carré  dit  des  Ambassadeurs)  est  de 

5446^60  à  raison  de  1S20  le  k.,  y  compris  la  peinture  couleur  bronze,  ci.  6,667^92 

La  dorure,  16»  k  45  fr.  le  mètre,  ci 720,00 

La  figure  de  2»,20  de  proportion 3,800,00 

Prix  de  la  fontaine 11,187,92 

Dontàréduirelerabaisdel6f.25pour  100,  ci 1,818,03 

Prix  net.  .  .  .     9,369, 89 

Nota.  Le  poids  porttf  par  M.  Calla  est  de 6271*,90 

au  lieu  de 5556,60 

Différence  en  plus.  .  .  .      715, 30 

«  Dans  ce  poids  ne  sont  pas  compris  les  tuyaux  pour  l'arrivée  des  eaax^  ni  pour  leur  décharge. 

«  Cette  pemture  a  été  faite  par  le  nouveau  procédé  de  M.  de  Plainville,  procédé  qui  a  ré- 
pondu, jusqu'à  présent,  à  son  but,  qui  est  d'imiter  parfaitement  le  bronze  et  d'empêcher  la  rouille. 

>  Dans  cette  somme  de  69,993  fr.  32  c.  ne  sont  pas  compris  les  frais  des  modèles,  ni  pour  les 
figures,  ni  pour  toutes  les  autres  parties  d'ornements.  Ces  frais,  qui  ont  été  supportés  par  la  ville 
de  Paris,  se  sont  élevés,  pour  les  deux  fontaines,  savoir  : 

Pour  les  24  Ggures  (les  trois  Tritons  et  les  trois  Néréides  ayant  été  seuls  répétés),  à.  45»000  fr. 

Et  pour  les  sculptures  d'ornements,  à 85,200 

Total 70,200lr. 

Laquelle  somme  est  à  répartir  sur  les  deux  fontames. 

*  A  l'exception  de  la  figure  qui  est  une  Diane,  cette  fontaine  est  répétée  dans  le  carré  Ledoyen, 
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Le  poids  fte  la  fbiUalne  de  YÈlysée-Bourbon  est  de  5297*,  14  H  f.  20 

le  kiL,  y  compris  la  peÎBture  couleur  de  bronze,  ci 6»356',56 

Dorure,  12"»  à  45  fr.  le  mètre,  ci 540,00 

Prix  delà  fontaine.  .  .  .  ".     6,896,56 
dont  oit  >  à  déduire  le  rabais  de  16  fr.  25  pour  100,  ci 1,120,69 

Prixnet 5,775,87 

Nota.  Le  poids  donné  par  M.  Galla  est  de 5130\00 

au  lieu  de ,    5297,14 

Différence  en  moins.  .  .  .      167  ,14 

Le  poids  de  la  fontaine  du  carré  de  Marigny  est  de  7466S45,  à  1  f.  20 

le  kildg.,  Compris  la  peinture  couleur  de  bronze 8,959',74 

Chaque  figure  à  l,6tf0fr.,  ci  pour  les  quatre 6,400 

20  mètres  de  dorure,  à  45  fr.  le  mètre,  ci 900 

Prix  de  la  fontaine.  .  .  .  .   16,259',74 
Moins  le  rabais  de  18  fr.  25  pour  100,  ci.  ..... 2,642 ,20 

Prix  net.  .....  .   15,617,54 

Nota.  Le  poidë  donné  par  M.  Calla  est  de 8819*,00 

au  lieu  de 7466  ,45 

Différence  en  plus 1352,55 

N'est  pas  compris  dans  le  poids  de  chacune  de  ces  fontaines  celui  des  tuyaux  pour 
rarrifée  et  la  décharge  des  eaux. 

Nota,  Le  cahier  des  charges  avait  prévu  le  cas  d'une  augmentation  de  poids  de  la 
part  du  fondeur,  et  stipulé  qu'il  ne  lui  en  serait  pas  alloué,  mais  que,  dans  le  cas 
contraire,  c'est-à-dire  dans  celui  de  l'infériorité  du  poids,  l'entrepreneur  devait  tenir 
compte  de  la  différence. 

Dans  les  différentes  sommes  du  prix  net  des  fbntes,  ne  sont  pas  compris  les  frais 
de  modèles,  supportés  par  la  ville;  ces  frais  se  sont  élevés,  savoir  : 

PouHes  deux  figures  et  le  groupe  de  quatre,  à 11,200  fr. 

Pour  la  sculpture  d'ornements ,  à 8,500 

Total 19,700 

A  répartir  sur  les  quatre  fontaines  dont  nous  venons  de  donner  les  sous-détails. 

D'où  il  suit,  en  définitive,  que  le  poids  total  de  fontCj  pour  les  quatre  fontaines 
des  carrés  des  Champs-Elysées,  est  de  2587èS7g,  qui,  à  raison  du  ratais  deiÔf.  25 
pour  100,  et  eu  égard  à  la  somme  de  19,700  fr.  dépensée  pour  frais  de  modèles, 
ont-coûlé  57,833  fri  19. 

FORTAUffi  DE  LA  PIiAGS  RIGHEUEU  (m.  VISGONTI,  ARGHITECTe). 

Le  poids  de  la  fonte  employée  pour  les  figures,  les  vasques  et  les  orne- 
ments de  cette  fontaine,  est  de  28,000  kil. ,  qui  ont  été  payés  la  somme  de.  33,000  fr. 

L'exécution  des  modèles  a  coûté 13,000 

Les  travaux  de  marbrerie  se  sont  montés  à 16,600 

Et  ceux  de  maçonnerie,  à  la  somme  de 10,922 

Enfin,  les  travaux  d'hydraulique  se  sont  élevés  â 8,265 

La  dépense  s'est  donc  élevée  à  la  soBfme  totale  de 81,787  fr. 

FIN  de  la  seconde  PARTIS. 
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